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कडीव विजुन प्राधिकरण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली,15 जनवरी, 2018 

राष्ट्रीय विज्ञान पोचना [ चाप || पारेसम ) 
पा . - सीएसीए -12-13142. 2018-सीएसपीएस प्रवास. - विद्युत अधिनियम 2003 [जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की 
धारा 3 की उप -धारा [4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय विद्युत् योजना |भाग || पारेषण) [जिसे इसके 
बार योजना कहा जाएगा) को अधिसूचित करता है . योजना में पारेषण और संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है । अधिनियम की धारा की 
उपधारा [4] के अनुसार योजना राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार है जिसमें 12वीं योजना की समीक्षा. वर्ष 2017 -2022 की योजना विस्तार तथा वर्ष 
2022 - 2027 की भावी योजनाएं शामिल है । योजना परिशिष्ट ( खंड II] में संलग्न है । 

प्रभात चन्द्र कुरील . सचिव 

[विज्ञापन-III/ 4/ असा./528 /18] 
राष्ट्रीय विद्युत योजना 

[ भाग |] 

पारेषण 
[विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 4) के अंतर्गत 
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की बाध्यता की पूर्ति के क्रम में ] 

बारत सरकार, विद्युत मंत्रालय 

कंडीय विद्युत प्राधिकरण 


कविप्रा 


जनवरी 2018 

कार्यकारी सारांश 
भारत अब जीडीपी के साथ -साथ विद्युत की खपत के संदर्भ में विश्व के सबसे तेजी से विकासशील देशों में से एक है। चुनौती इस बात को लेकर है कि 
लगभग 1. 3 बिलियन लोगों की विद्युत खपत और उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। सभी को विश्वसनीय, बहनीय 
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. निर्वाध [24x7) और गुणवत्ता युक्त विद्युत प्रदान करने के प्रयोजन से उत्पादन स्टेशनों से भारकेंद्रों तक विद्युत के सुचारू नवाह (विद्युत अधिनियम के 
अनुसार) और देश में संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए एक कुशल. समन्चित . मितव्ययी और सुट्ट विद्युत प्रणाली का विकास करना अनिवार्य है । 
पारेषण प्रणाली एक और उत्पादन के स्रोत और दूसरी और वितरण प्रणाली, जो भार / अभीष्ट उपभोक्ता से जुड़ी होती है. के बीचलिंक स्थापित करती 
है । उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के निष्कर्षण हवेक्युएशनां, भार / मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मौजूदा पारेषण नेटवर्क के सुइटीकरण और 
विभिन्न क्षेत्रों में वितरित उत्पादन संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए पारेषण प्रणालियों की आयोजना तैयार की जाती है और उनका कार्यान्वयन 
किया जाता है । देश में स्थापित की गई पारेषण प्रणालियों में अंतर राज्य पारेषण प्रणाली ( आईएसटीएस ) और अंतरा राज्य पारेषण प्रणाली ( इंदा - 
एसटीएस ) शामिल होती है । आईएसटीएस का विकास अंतर राज्य पारेषण लाइसेंस धारकों द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अंतरा राज्य पारेषण 
प्रणाली का विकास राज्य क्षेत्र की पारेषण कंपनियों । अंतरा राज्य पारेषण लाइसेंस धारकों द्वारा किया जाता है। 
पारेषण की आयोजना पारेषण प्रणाली अभिवृद्धि की आवश्यकताओं. उनकी समय अनुसूची और आवश्यकता की पहचान के लिए एक सतत प्लक्रिया है। 
पारेषण की आवश्यकता निम्नलिखित से उत्पन्न हो सकती है : 
प्रणाली में नई उत्पादन अभिवृद्धिः 


की मांग में वृद्धिः 
ख ) परिवर्ती भार - उत्पादन परिदृश्य के तहत आयोजना मानदंडों के अनुसार विश्वसनीयता हासिल करने के लिए आवश्यक हो सकने वाला 

प्रणाली सुट्टीकरणा 
पारेषण प्रणाली की इन आवश्यकताओं की पहचान. अध्ययन और पुष्टि समन्चित आयोजना प्लक्रिया अर्थात पारेषण पर क्षेत्रीय स्थायी समिति समितियां ) 
( खेल के लिएविद्युत प्रणाली आयोजना पर पूर्ववर्ती स्थायी समिति समितियां) और पोसोको और अन्य पणधारकों से प्रचालनात्मक फीडबैक के माध्यम से 
की जाती है । भार केंद्रों को विद्युत की प्रदायगी सुनिश्चित करने और अंतर राज्य पारेषण प्रणाली का प्रभावी ढंग से सदुपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन से 
पर्याप्त अंतरा राज्य पारेषण प्रणाली का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है । अंतर के साथ-साथ अंतरा राज्य पारेषण प्रणालियों की सीईए द्वारा नियमित 
रूप से निगरानी की जाती है । 
जनवरी 2011 से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार और भारत सरकार द्वारा विचार किए जाने के पश्चात आईएसटीएस पारेषण 
योजनाओं का कार्यान्वयन या तो टैरिफआधारित प्लतिस्पर्धी बोली प्लक्रिया ( टीबीसीबी) के माध्यम से अथवा टैरिफ नीति के प्लावधानों के अनुसार सीटीयू के 
रूप में पावरग्रिड द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र ( आरटीएम) के साथ लागत – प्लस व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। 
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सीईए को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना ( एनईपी) 
तैयार करने और 5 वर्ष में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है । 
उत्पादन आयोजना पर राष्ट्रीय विद्युत योजना ( खंडा दिनांक 28.03. 2018 की असाधारण राजपन्न संख्या 1871. क्रम संख्या 121. भाग III. खंड । के 
अंतर्गत अधिसूचित की गई । पारेषण आयोजना पर राष्ट्रीय विद्युत योजना ( खंड।।) उत्पादन योजना को अंतिम रूप देने के बाद तैयार किया गया है। 
पणधारकों और आम जनता के विचार / सुझाव / आपत्तियों के लिए मसौदा एनईपी. खंड । ( पारेषण) कोसीहए और एमओपी की वेबसाइटों पर प्रकाशित 
किया गया। विभिन्न पणधारकों से प्राप्त उपयुक्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात एनईपी खंड ।। को अंतिम रूप दिया गया है। 
एनईपीखंड ।। ( पारेषण) में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पारेषण प्रणाली के विकास की समीक्षा, जारी योजना अवधि अर्थात वर्ष 2017 - 22 
के लिए आयोजना और अगली पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात 2022 - 27 के लिए संभावित योजना पर चर्चा की गई है। 
12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012 -17] के दौरान विकसित कीबई पारेषण प्रपाती की समीक्षा 
12वीं पंचवर्षीय योजना अवधिक के अंत तक पारेषण नेटवर्क में 367. 851 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईनों और सब स्टेशनों में 721, 265 एमवीए 
ट्रांसफॉर्मेशन समता की वृद्धि हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 110 , 370 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईनों और 321, 464 एमबीए 
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे ऊपर की अभिवृद्धि की गई है। पारेषण प्रणाली की यह संक्रियात्मक अभिवृद्धि किसी पंचवर्षीय योजना अवधि 
में अब तक की सर्वाधिक अभिवृद्धि है । तुलनात्मक रूप से अधिक उच्चतर स्तरों [ 400 केवी और 765 केवी स्तर पर पारेषण प्रणाली में अधिक वृद्धि हुई 
है । पारेषण प्रणाली में वृद्धि का यह पहलू तुलनात्मक रूप से अधिक लंबी दूरी पर बड़े पैमाने पर विद्युत के संवहन के लिए पारेषण नेटवर्क की 
आवश्यकताओं को उजागर करता है और साथ ही मागाधिकार के अधिकतमअनुकूलन. हानियों को न्यूनतम करने तथा निड की विश्वसनीयता में सुधार का 
मार्ग प्रशस्त करता है । मार्गाधिकार ( आरओडबल्यू के मुद्दों. वन स्वीकृति प्लाप्त न होने । प्राप्त होने में विलंब , संविदागत मुद्दों और सब स्टेशनों के लिए 
भूमि अधिग्रहण में विलंब जैसे कारणों से पारेषण नेटवर्क के कुछ कार्य प्रभावित हुए । रोक दिए गए। 
चात् पोचनावधि 2017 - 22लिए पारेमनाती किएनएबमा 
पारेषण प्रणाली का विस्तार एक निश्चित समयावधि के दौरान अनुमानित भार मांग और उत्पादन संसाधनों की अभिवृद्धि पर निर्भर करता है। केंद्रीय 
विद्युत प्राधिकरण के 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण ईपीएस के अनुसार वर्ष 2021 -22 की समयावधि के लिए वर्तमान अध्ययनों में अखिल भारतीय , 
सेनवार और राज्यवार विद्युत मांग के पूर्वानुमान पर विचार किया गया है। वर्ष 2021-22 के अंत तक 225 .7 गीगावाट की वार्षिक पीक लोड मांग को 
पूरा करने के लिए लगभग 480 . 4 गीगावाट की उत्पादन समताओं पर विचार किया गया है। 
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योजना अवधि 2017 - 22 ) के लिएकिए गए विचार के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार विद्युत विनिमय में भूटान से लगभग 4500 मेगावाट का 
आयात और बांगलादेश तथा नेपाल को क्रमश: 1500 मेगावाट और 950 मेगावाट का निर्यात शामिल है। पड़ोसी सार्क देशों के साथ आयात और निर्यात 
पर विचार करते हुए वर्ष 2021- 22 के अंत में क्षेत्रवार स्थापित क्षमता और पीक मांग के विवरण नीचे दिए गए हैं : 

वर्ष 2021 - 22 अंत में अवश्पक असित बारतीय स्वापित धमना और पीक मात्र 
| कोपता | स । डीची बल | नाकिकीय पवन | मोर | बायोमास | लघु | कुन | पीकमांव | 
बिशन 

बत | उतारन | 

वित | अईसी 
ब . . | 48460 | 5781 | 0 | 22955 | 3020 | 8600 | 31119 | 2795 2652 | 125382 | 73770 
प . वे . | 86281 | 11203 | 0 | 7392 | 3240 | 22600 | 28410 | 2786 | 533 | 162445 | 71020 
र . . । 42626 | 6844 | 762 | 12769 | 3820 | 28200 | 2750 

2045 | 127529 62975 
थे . 39186 | 100 | 40 | 6133 | 0 | 0 | 11737 | 548 2 97 | 58001 | 28046 
उ . . . | 760 | 1807 | 36 | 2052 | ॥ | 0 | 1207 | 0 | 368 6210 | 4499 

असित | 217313126735838 | 51301 ] 10080 | 60 | 10 | 101152 | 9062 6010 | 40: 20 / 225751 
बात 
बांचतारे। । । । । । । । । । । । । । । । । । । | 1500 


960 


म्यांमार 
असित | 217303 | 2575 / 838 | 55783 | 10080 | 60000 | 100052 / 9062 | 6010 | 484802 | 228204 
बात + 
सार्क 

1. * अमित भारतीष नमाना में हर माह और रानमेव 854 जाना बाना आवित है। 
यह पाया गया है कि उत्तरी. दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश समय में कमी बनी रहेगी और अन्य दो क्षेत्रों में अधिशेष विद्युत उपलश्च होगी. 
जिससे प्रत्येक तिमाही में पीक आवश्यकता वाले घंटों के दौरान विद्युत की कमी से जूझ रहे इन क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। 
राज्य के साथ - साथ अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के विद्युत प्रणाली नेटवर्क के प्रतिनिधित्व के साथ विद्युत प्रणाली अध्ययनों के आधार पर मौजूदा और 
निर्माणाधीन पारेषण सुविधाओं की पर्याप्तता और अतिरिक्त पारेषण प्रणाली की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है। भार- उत्पादन संतुलन 
परिदृश्यों की गणना मौसम के आधार पर / तिमाही आधार पर भार और उत्पादन में होने वाले उतार - चढ़ाव के अनुरूप कीगई है तथा वर्ष की चार अलग 
अलग तिमाहियों के लिए इन्हें उद्दीप्त किया गया है । वर्ष 2021 -22 की समयावधि के लिए भार प्रवाह अध्ययन किए गए हैं। अध्ययन में मौजूदा पारेषण 
प्रणाली और उत्पादन परियोजनाओं के साथ- साथ वर्ष 2017 -22 की योजना अवधि के लिए योजनाबद्ध परियोजनाओं पर भी विचार किया गया है । 
उपर्युक्त अध्ययनों के अलावा, 175 गीगावाट की नवीकरणीय उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तीन संभावित परिदृश्यों अर्थात दोपहर - तेज 
हुवा , दोपहर-निम्न हवा और सायंकाल - तेज हवा के लिएविद्युत प्रवाह अध्ययन किए गए हैं . जिसमें लगभग 60 गीगावाट पवन . 100 गीगावाट सौर. 
गीगावाट बायोमास और 6 गीगावाट लघु जल विद्युत समता शामिल है । अंतरक्षेत्रीय विद्युत प्रवाहों में संगत परिवर्तनों का अध्ययन नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोतों ( आरईएस से उत्पादन के चूहुद एकीकरण के प्रभाव के आधार पर किया गया है । 
ऐसी तिमाहियों, जब कॉरिडोर में अधिकतम दबाब होने की उम्मीद होती है . के दौरान उ. क्षे .- प. क्षे .. पू. क्षे.- द . क्षे .. पू. क्षे . - . क्षे. और प. क्षे . - द . क्षे . 
के बीच निम्नलिखित 7 उच्च क्षमता वाले महत्वपूर्ण कोरिडोरों [765 केवी अथवा एचबीडीसी) के आउटेज पर विचार करते हुए एन-2 आकस्मिकता 
विश्लेषण टावर के आउटेज / डी सी लाईन के दोनों सर्किटों के आउटेज पर विचार करते हुए भी किया गया । 

1 . आगरा-ग्वालियर 765 केवी डीसी लाईन डि . से .- प . से . 
2 . जबलपुर - औरई 765 केवी डीसी लाईन [ उ. क्षे . - प . क्षे . ) 
3. चंपा- कुरुक्षेत्र +/- 800 केवी एचबीडीसी ( उ. से .- प. से . 
4 . गया -वाराणसी 765 केवी डीसी ( पू. से. - इ. से .) 
5 . आगरा - अलिपुरद्वार +/ - 800 केवी एचबीडीसी ( पू. से. - उ. से.) 
6 . अंगुल - श्रीकाकुलम 765 केवी डीसी लाईन (पू. से.- द. से.) 
7 . रायगढ़ - पुगालुर +/- 800 केवी एचबीडीसी (प . से . - द. से.) 
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अवधि 2017- 22नियोजनापदपालनातीकीविद्धि 
विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2017 - 22 की योजना अवधि के दौरान लगभग 110, 000 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईनों और 220 केवी तथा उससे 
ऊपर के वोल्टेज स्तरों पर सब स्टेशनों में लगभग 383000 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की आवश्यकता है । 11वीं पंचवर्षीय 
योजना अवधि से लेकर वर्ष 2021- 22 में समाप्त होने वाली योजना अवधि के दौरान पारेषण प्रणाली में वृद्धि दशनि वाली एक तालिका नीचे दी गई है : 
पारेपपातीकाकाय | बुनिट | 11वीपोचना 12वीं पोचना | 12वीपोचना | बोचनाअवधि । बोचनाअवधि 
वोल्टेबपी 

अंग मार्च | अवधि 2012 - | अंग सर्च | 2017 - 22] | 2021 - 22अंत में 
2012 में | 17 ) रोसन | 2017 में रोमन अदिदिकी | अबश्वासस्टि 
अधिवृद्धि 

अवश्यम्ता किलोमीटर । 

एमवीपाप 
| पारेपपतान 
(क ) एचबीटीसी + 500 केवी | सर्किट 

9432 6124 15566 4040 

19596 
1800 केवी बाईपोल 

किलोमीटर 
( ख) 765 केवी 

सर्किट 5250 25990 31240 21603 

52843 
किलोमीटर 
[ ग) 400 केवी सर्किट | 106819 50968 

157787 48092 

205879 
किलोमीटर 
( घ ) 2301220केवी सर्किट 135980 | 27288 163268 36546 

199814 
किलोमीटर 
कुत पसिनतान सन्टि 257481 | 110370 367851 110281 

478132 
किलोमीटर 
सबस्टेसन 
( a ) 765 केवी एमबीए 25000 142500 167500 109500 

277000 
[ b ] 400 केवी 

| एमबीए 151027 89780 

240817 | 178610 

419417 
121230/220 केवी एमवीए 223774 | 89184 312958 95580 

408538 
| कुत - सस्टेन 39981 321464 | 721265 | 383690 

110485 
एचबीटीसी 
| [ क ] बाइपोल लिंक समता | मेगावाट | 6750 | 9750 16500 14000 

30500 
( ख) बैक - टू - बेक क्षमता मेगावाट | 30000 

3000 

3000 
| कलकास्तपान | मेगावाट | 9750 | 9750 | 19500 14000 

33500 
अंतर - वेनीव पारेषण तिक 
देश के उत्पादन संसाधनों काअधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत प्रवाह सुकर 
बनाने के लिए अंतर क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता में अच्छी खासी वृद्धिई हे। वीं , 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में एकीकृत अंतर 
क्षेत्रीय पारेषण समता क्रमश: 5750 मेगावाट , 14060 मेगावाट , 27750 मेगावाट और 75050 मेगावाट है । वर्ष 2021 - 22 तक एकीकृत रूप से 
आवश्यक अंतर क्षेत्रीय विद्युत पारेषण समता 118050 मेगावाट है। तथापि . वास्तविक विद्युत पारेषण क्षमता बहुत से चर घटकों जैसे भार प्रवाह पैटर्न 
वोल्टेज स्थिरता. कोणीय स्थिरता . लूप प्रवाह. लाईन लोडिंग इत्यादि पर निर्भर करेगी। 
इन अंतर क्षेत्रीय पारेषण लाईन कॉरिडोर क्षमताओं का सारांश नीचे दिया गया है : 


अंतर - केत्रीयकोरेटोर 


पश्रिमतर 
उत्तर - अचर 
पूर्व - उत्तर 
पूर्व - पत्रिम 


अंतर - वेत्रीय पारेषण तिक और धमना ( मेगावाट) 
12वीयोनाअंगमें | पोचनाधि2017- 222 | बोचनाअवधिवानि2021 

रोराननुमानितदि 1222चम्मचपस्ता 
15420 | 21300 

36720 
3000 | 

3000 
21030 1500 

22530 
12790 8400 

21-190 
7830 

7830 
12120 11800 

23920 
2860 | 

2860 
75 .00 43, 000 

1. 1810 


पश्रिम विष 
री- उत्तराई 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रतिक्रियाशीत प्रतिनि 
तीन दशा के साथ- साथ गतिशील स्थितियों में गिंड को प्ततिक्रियाशील विद्युत सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन में बस रिएक्टर और लाईन रिएक्टर 
(765 केवी और 400 केवी) तथा स्टैटिक वारकंसेंटर ( एसबीसी) और स्टैटिक कंसेटर ( स्टेटकॉम) के रूप में पर्याप्त प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति की योजना 
बनाई गई है। 


वोचनाअवधिा2017 - 22 रोगनपानातीलिएअनुमानिनसामान 


योजना अवधि (2017 - 22 ) के दौरान देश में अतिरिक्त पारेषण प्रणाली ( पारेषण लाईनों). सब स्टेशनों और प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति इत्यादि के लिए 
2.69. 000 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की आवश्यकता होगी। इसमें 220 केवी वोल्टेज स्तर से नीचे पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक 
लगभग 30 ,000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय शामिल है । 


वोचना अवधि 2022- 27 के लिए संघावित बोचना 


: 


पारेषण क्षमता की आवश्यकता के बारे में व्यापक सूचना प्रदान करने के लिए 19वें ईपीएस में लगाए गए पीक भार मांग अनुमानों और अवधि के दौरान 
संभावित समता अभिवृद्धि के आधार पर वर्ष 2022 - 27 की अवधि के लिए एक संभावित पारेषण योजना तैयार की गई है। सेनबार संभावित पीक विद्युत 
मांग [19वीं ईपीएस के अनुसार) और उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि . नेपाल और भूटान में उपलब्ध उत्पादन, सार्क क्षेत्र में पड़ोसी देशों की अनुमानित निर्यात 
योग्य मांग और क्षेत्रवार अधिशेष / कमी तथा पड़ोसी देशों से आयात निर्यात , जिसके लिए वर्ष 2026- 27 तक पारेषण प्रणाली का विकास किया जाना है. के 
विवरण नीचेदिए गए हैं । 
खेत्रासार्क 

2026 - 27 2026 - 27 

2026 -27 
क्षेत्र कीपकमां विति | नेपात और दान में । वेत्रवारअरिस्मीबरोसी देशों 
योग्य संधावित मांग उतारन क्षमता और निवति / अपात , 

नितिएपसिलमाती 
मिवावाट ) 

उपलब्ध उतारन विकास किया जाना है । (मेवाबाट ) 

( मेगावाट) 
उत्तरी क्षेत्र 

97182 158139 

-25308 
पश्चिमी क्षेत्र 

94825 203810 

14341 
| दक्षिणी क्षेत्र 

83652 168617 

- 10979 
पूर्वी क्षेत्र 

35674 | 71739 | 

7842 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 

6710 16909 

1807 
कुतअलिबाजासित बात 

298632 619214 

-1350 
पीका लालसमता अधिप 
अववा मांग में कमी 
सार्क देश 
बांगलादेश 1500 | 

-1500 
| नेपाल 

400 | 10000 | 

6100 
श्रीलंका 
पाकिस्तान 

-500 
भूटान 

14182 

9400 
कुत संवादिन विनियोपमा 

2400 24482 

1350 
अपात योग्य मात्रा) 

301032 

643696 


55000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III _ SEC . 4 ] 


2026- 27 में स्थापित क्षमता 619 गीगावाट 


शापरस 

4 


43x 


गाभिकीय - -- 


जल बिगुत 

10 


सीमा पारविच अंतर 
वर्तमान में भारत और पड़ोसी देशों नपाल, बांगलादेश और भूटाना के बीच विद्युत का आदान -प्रदान सिंक्रोनस, एसिकोनस और रेडियल मोड में किया जा 
रहा है। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा , पश्चिम बंगाल और असम के बीच पारेषण लिंक 
[ 11 केवी. 33 केवी. 132 केवी और 400 केवी स्तर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में सीमा पार लिंक के माध्यम से पड़ोसी देशों के बीच लगभग 2650 
मेगावाट विद्युत आयात : 1500 मेगावाट और निर्यात : 1050 मेगावाट) का आदान- प्रदान किया जा रहा है और वर्ष 2021- 22 तक इसे लगभग 6950 
मेगावाट आयात : 4500 मेगावाट और निर्यात : 2450 मेगावाट ) तक बढ़ाने की संभावना है। 


पारंप पाती लिए प्रोद्योगिकी विकत 
भारतीय विद्युत प्रणाली अब विकास के विशिष्ट चरण पर पहुंच गई है। निजी क्षेत्र में उत्पादन की संक्रियात्मक वृद्धि के साथ चूहुर पैमाने पर उत्पादन 
समता अभिवृद्धि से संबद्ध पारेषण और वितरण नेटवर्क का समानांतर विस्तार और सुदृढीकरण , विनियमित वातावरण में बहुत सी एजेंसियों राज्य क्षेत्र 
की बिजली कंपनियां. केंद्रीय क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की कंपनियां) का प्रचालन . विद्युत बाजार का विस्तार , नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन 
का बड़ी मात्रा में एकीकरण [ वर्ष 2021- 22 तक लगभग 175 गीगावाट ]. एक सिंक्रोनस राष्ट्रीय निड के रूप में प्रचालन और सीमा पार इंटर कनेक्शन की 
वजह से भारतीय विद्युत प्रणाली की जटिलता कई गुना बढ़ गई है। पर्याप्त ऊर्जा भंडारण उपकरणों के अभाव में और जलविद्युत उत्पादन में मामूली 
अभिवृद्धि के फलस्वरूप कुल स्थापित समता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की अनिश्चितता / परिवर्तनीयता का संतुलन निड की संरक्षा और 
सुरक्षा को बनाए रखने हेतु प्रणाली प्रचालक के लिए चिंता का एक बड़ा विषय बन गया है । 


ऐसे वातावरण में सही प्रौद्योगिकीय विकल्प का चयन . पारेषण परिसंपत्तियों और पारेषण लाईन कॉरिडोरों का अधिकतम सदुपयोग . नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोतों से उत्पादन की परिवर्तनीयता का संतुलन, पारेषण प्रणाली के निर्माण और कमीशनिंग क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता में सुधार प्रणाली की 
विश्वसनीयता और उपलश्चता में वृद्धि इत्यादि घटक विद्युत प्रणाली के सुचारू रूप से प्रचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी । 
विद्युत प्रणाली के समग्न विकास और सुचारू रूप से समस्या रहित प्रचालन के लिए कुछप्लोयोगिकीय विकल्प , जिन पर विचार किया गया है कि वे 
लाभातर हो सकते हैं . में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन (जीआईएस हाइब्रिड सब स्टेशन, डिजिटल सब स्टेशन, विद्युत प्रणाली के लिए प्लोसेस बस. स्टील पोल 
के साथ सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम ( एसएएस , मल्टी सर्किट । मल्टी सर्किट तथा मल्टी बोल्टेज पारेषण लाईन टावर , मागाधिकार ( आरओडबल्यू के 
अधिकतम उपयोग के लिए इंसुलेटेड कांस आर्म के साथ कंपैक्ट टावर. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज [ ईएचवी) एक्सएलपीई केवल और गैस इंसुलेटेड लाईनें 
जीआईएल) , जहां ओवरहेड कनेशन संभव नहीं है . वहां मार्गाधिकार ( आरओडब्ल्यू के प्रति मीटर विद्युत प्रवाह को बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी के हाई 
टेंपरेचर ( एचटी ) / हाई टेंपरेचर लो संग ( एचटीएलएस), पारेषण लाईन के मार्ग सर्वेक्षण, उन्निर्माण और निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर और यूएवी . 

ऑप्टिकल ग्राउंड वायर ( ओपीजीडबल्यू आधारित विश्वसनीय संचार और संरक्षण प्रणाली , नियंत्रित स्विचिंग उपकरण (सीएसडी), नॉन कंवेंशनल 
इंस्ट्रमेंट ट्रांसफॉर्मर्स एनसीआईटी ). ट्रांसफॉर्मरों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और बायो डिग्रेडेबल ईस्टर ऑयल [सिंथेटिक / नेचुरल ईस्टर) , फेन 
शिफ्टिग ट्रांसफॉर्मर पीएसटी) अथवाहाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट एचबीडीसी) लाईन - कॉम्यूटेटेडकंबर्टर्स एलसीसी) आधारित वोल्टेज सोर्ट कंवर्टर्स 
( बीएसडी आधारित ) , फलेक्निबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम ( एफएसीटीएसा उपकरण, शॉर्ट सर्किट स्तरों को सीमित करने के लिए फॉल्ट करेंट लिमिटर । 
सीरिज रिएक्टर. संक्रमित क्षेत्रों में पॉलीमर आधारित इंसुलेशन और रुम टेंपरेचर बल्केनाइजिंग ( आरटीवी) कोटिंग, वास्तविक समय आधार पर पारेषण 
नेटवर्क की गतिशील निगरानी के लिए फेजर मेजरमेंट यूनिट (पीएमयू के साथ वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम ( उब्ल्यूएएमएस) और एनर्जी स्टोरेज 
सिस्टम जैसे कि पंप स्टोरेज हाइड्रोप्लांट्स ( पीएसएचपी). इलेक्ट्रो केमिकल एनी स्टोरेज अथवा बेटरी एनर्जीस्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस . आवृत्ति के 
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विनियमन , ऊर्जा समय परिवर्तित करने, बैक अप विद्युत, भार की लेबलिंग. वोल्टेज सहायता, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा ( आरई) की अस्थिरता का 
समाधान करने के लिए ग्रिड स्थिरीकरण , के लिए फ्यूल सेल. सुपर कंडस्टिग मैगनेटिक एनर्जी स्टॉरंज ( एसएमईएस प्रणाली इत्यादि शामिल हैं । 


अध्याय - 1 


प्रस्तावना 


1 .1 राष्ट्रीय विद्यत पोचना 

विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 3 के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण किं . वि . ता .] को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय 

विद्युत योजना तैयार करने और पांच साल में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने का दायित्व सौंपा गया है । 
1.2 राष्ट्रीय विचत योजना - पारेषण 

पारेषण प्रणाली की अभिवृद्धि संबंधी आवश्यकताओं और उनकी समय अनुसूची संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना पारेषण आयोजना की 
एक सतत प्रक्रिया है। पारेषण प्रणाली संबंधी आवश्यकताएं निम्नलिखित के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं : 
1 ) प्रणाली में नई पीढ़ी की क्षमता अभिवृद्धि , 
[i ] मांग में वृद्धि 
[i] प्रणाली सुट्टीकरण, जो परिवर्तनशील लोड उत्पादन परिदृश्य के अंतर्गत आयोजना मानदंडों के अनुसार विश्वसनीयता हासिल 

करने के लिए आवश्यक हो सकता हैं । 
पारेषण आयोजना प्तक्रिया के माध्यम से इन पारेषण संबंधी अभिवृद्धि आवश्यकताओं की पहचान. अध्ययन और पुष्टि की जाती है। 
1 . 3 बारत में पारा प्रमातियां 

देश में मौजूदा पारेषण प्रणालियों में अंतर राज्य पारेषण प्रणाली ( आईएसटीएस) और अंतरा राज्य पारेषण प्रणाली ( इंट्रा - एसटीएस शामिल 


1 . 3 . 1 अंतर- रान्न पारेनष पाती धईएसटीए ) 

वर्तमान में ज्यादातर अंतर राज्य पारेषण प्रणालियों आईएसटीएस) का स्वामित्व और प्रचालन का दायित्व पावरग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया 
लिमिटेड पावरग्रिड) को सौंपा गया है . जो कि एक केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी ( सीटीयू है। ज्यादातर अंतर राज्य पारेषण प्रणाली 

आईएसटीएस) का निर्माण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) के माध्यम से किया जा रहा है और अब निजी क्षेत्र के कई 
निकाय आईएसटीएस के विभिन्न घटकों का निर्माण , स्वामित्व और प्रचालन कर रहे हैं । बहुत सी आईएसटीएस योजनाओं का स्वामित्व निजी 
सेनों द्वारा अथवा पावरग्निड और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से किया जाता है और वे निर्माणाधीन हैं आईएसटीएस 
निम्नलिखित प्रयोजनों को पूरा करती है : 
(i) अंतर राज्य उत्पादन स्टेशनों ( आईएसजीएस . जिनके लाभार्थी एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं . से विद्युत का इम्यूएशना 
[li) अंतर राज्य उत्पादन स्टेशनों से राज्य निंड के लदायगी बिंदु तक विद्युत की प्रदायगी के लिए विद्युत का आगे पारेषणा 
[li] संगत विनियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार विद्युत अधिशेष राज्य राज्यों से विद्युत की कमी से जूझ रहे राज्य राज्यों अथवा 

विद्युत अधिशेष सेन्न खेलों) से विद्युत की कमी से जूझ रहे सैन्न क्षेत्रों से प्रचालनात्मक अधिशेष विद्युत का स्थानांतरण 
1 .3. 2 अंतरारान्त पारेगमप्रमाती (मंचरा- एमटीए ) 

राज्य में अंतरा एसटीएस का स्वामित्व और प्रचालन मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य की राज्य पारेषण कंपनियों द्वारा किया जाता है। अंतास 
एसटीएस निम्नलिखित प्रयोजनों को पूरा करती है : 
[ ] राज्य के उत्पादन स्टेशनों राज्य और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत आने वाले ), जिनके लाभार्थी उसी राज्य में मौजूद हैं . से विद्युत का 

हवैक्यूएशना 
राज्य के अंदर आईएसटीएस की चहारदीवारी से राज्य ग्रिड नेटवर्क के विभिन्न सब स्टेशनों तक विद्युत की प्रदायगी के लिए विद्युत 

का आगे पारेषणा 
[li) राज्य के अंदर लोड केंद्रों को विद्युत की प्रदायगी के लिए राज्य निंड के अंदर पारेषणा 
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" राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रावधान 
राष्ट्रीय विद्युत नीति के पारेषण से संबंधित कुछ प्रावधान निम्नानुसार हैं . जिनमें राष्ट्रीय विद्युत योजना के संदर्भ में बाध्यताएं निहित हैं : 

देश के लिए एक सुद्द और एकीकृतविद्युत प्रणाली के विकास के लिएपर्याप्त और समय पर निवेश के साथ-साथ कुशल और समन्चित 
कार्रवाई 
उत्पादन के क्षेत्र में योजनाबद्ध व्यापक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और साथ ही विद्युत बाजार के विकास के लिए पारेषण समता का 

सुट्टीकरणा 
[[li) नई उत्पादन क्षमताओं की आयोजना तैयार करते समय उत्पादन क्षमता और पारेषण सुविधाओं के बीच अंतर से बचने के प्रयोजन से 

संबद्ध पारेषण समता आवश्यकता का भी साथ - साथ अनुमान लगाने की आवश्यकता होगी। इस नीति के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य को 
पूरा करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर जोर दिया गया है : 


- केंद्र सरकार विद्युत के अंतर राज्य पारेषण के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने कि अधिशेष 

विद्यत वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों तक इसके पारेषण के लिए विद्युत उत्पादन को सुकर बनाने हेतु कम 
सदुपयोग की जा रही उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग हो , इसके लिए राष्ट्रीय ग्रिड के निरंतर विकास को सुकर बनाएगी । 
केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू और राज्य पारेषण यूटिलिटी एसटीयू कोअधिनियम में किए गए प्लावधानों के अनुसार सभी 
संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित नेटवर्क की आयोजना और विकास 
की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीटीयू राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली की आयोजना और विकास के लिए जिम्मेदार है। 
सीटीयू को लागत प्रभावी ढंग से पारेषण संबंधी बाधाओं को दूर करने के साझा लक्ष्य को हासिल करने हेतु एसटीयू के साथ 
समन्वय स्थापित करना होगा । 
नेटवर्क विस्तार की आयोजना और कार्यान्चयन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुएकिया जाना चाहिए कि मुक्त अभिगम व्यवस्था 
में प्रणाली के अनुरूप अनुमानित पारेषण आवश्यकताएं कितनी होंगी। नेटवर्क के विस्तार के लिए लाभार्थियों के साथ पूर्व करार 
कोई पूर्व अर्हता नहीं होगी। सीटीयू / एसटीयू को पणधारकों के साथ परामर्श से आवश्यकताओं की पहचान करने और अपेक्षित 
नियामक अनुमोदन के बाद क्रियान्वयन शुरू करना चाहिए। 
यह सुनिश्चित करने कि सभी पणधारकों को उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति के बारे में भली -भांति 
जानकारी है . के लिए सीटीयू और एसटीयू द्वारा दांचागत सुचना प्रसार और प्रकटन संबंधी प्रक्रियाओं का विकास किया जाना 

चाहिए। इन्हें समग्न आयोजना प्रक्रियाओं के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 
[ v] पारेषण के क्षेत्र में मुक्त अभिगम प्लकिया ऐसी उत्पादन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए शुरू की गई है. जो अब देश भर के 

अलग- अलग वितरण लाइसेंस धारकों को अपनी विद्युत की बिक्री कर सकते हैं । इसके परिणामस्वरूप तुलनात्मक रूप से सस्तीबिजली 
उपलब्ध होनी चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत पारेषण क्षेत्र में भेदभाव रहित मुक्त अभिगम के लिए अधिदेशित किया गया है। जब 
उपभोक्ताओं को सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादकों से बिजली की खरीद के लिए संबंधित राज्य आयोगों द्वारा वितरण नेटवकों में मुक्त 
अभिगम की व्यवस्था लागू कर दी जाती है . तब बाजार में प्रतिस्पर्धा होने से तुलनात्मक रूप से सस्ती और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति 
की उपलब्धता बढ़ जाएगी। नियामक आयोगों को भेदभाव रहित मुक्त अभिगम के लिए सुविधाजनक दांचा उपलब्ध कराने की 
आवश्यकता है । इसके लिए लोड डिसपेच केंद्रों में अत्याधुनिक ( स्टेट ऑफ द आर्टी संचार सुविधाएं और वास्तविक समय आधार पर 
डेटाअधिग्रहण समता उपलब्ध होनी चाहिए। वर्तमान में यह मामला जहां एक और क्षेत्रीय लोट डिसपेच केंगों के पास है. वहीं दूसरी 
और उपयुक्त राजकीय आयोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तर पर जहां कहीं भी आवश्यकता है . प्रौद्योगिकी उन्नयन के 
साथ समानांतर सुविधाएं वहां उपलब्ध हों और उन्हें जून 2006 से पहले मूर्त रूप दिया जाए। 
विद्युत क्षेत्र के विकास और कमबद्ध वृद्धि को सुकर बनाने के साथ -साथ ग्रिड के सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन के लिए पारेषण 
प्रणाली में पर्याप्त मार्जिन सुजित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए रिटेंसी स्तरों और 
मार्जिन दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारेषण समता की योजना बनाई जाएगी और तदनुसार निर्माण किया जाएगा। 
एक सुनियोजित और मजबूत पारेषण प्रणाली से न केवल पारेषण समताओं का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित होगा , बल्कि उत्पारन 
सुविधाओं का भी सदुपयोग सुनिश्चित होगा और विद्युत की लागत प्रभावी प्रदायगी का अंतिम लक्ष्य पूरा करने में भी सुविधा होगी। 
संन्न भर में विद्युत के लागत प्रभावी पारेषण को सुकर बनाने के लिए सीईआरसी द्वारा एक राष्ट्रीय पारेषण टेरिफ प्रेमवर्क कार्यान्वित 
किए जाने की आवश्यकता है । टेरिफ व्यवस्था दुरी, दिशा और प्रवाह की मात्रा के प्रति संवेदनशील होगी। जहां तक संभव हो . 
अंतरर्राज्य और अंतरा राज्य प्रणालियों में पारेषण मूल्य निर्धारण ढांचे को बनाए रखने की दिशा में निरंतरता होने की आवश्यकता है । 
इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान में नेटवर्क संबंधी कमियों के फलस्वरूप अतार्किक पारेषण हानि की 
क्षतिपूर्ति आवश्यकताएं नहीं होती है। 
विद्युत अधिनियम 2003 में यथा अधिदेशित पारेषण में भेदभाव रहित मुक्त अभिगम प्रदान करने के लिए आवश्यक नियामक दांचा 
उत्पादन सुविधा का पता लगाने और उत्पादन संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए विद्युत व्यापार को प्लोत्साहित करने और इसके 

परिणामस्वरूप आपूर्ति की लागत को घटाने के लिए दक्ष विकल्प के संकेत हेतु अनिवार्य है । 
( vii] पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश को लोत्साहित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि वर्ष 2012 तक पूरी की जाने वाली मांग 

का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जा सके । 


(vi ) 


. 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 टैरिनीतिप्रावधान 
1 . 6 . 1 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के अनुपालन में केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2006 को टेरिफ नीति अधिसूचित की । इसके बाद टैरिफ नीति 

में दिनांक 31 मार्च 2008. 20 जनवरी 2011 और 08 जुलाई 2011 को किए गए संशोधन अधिसूचित किए गए। विद्युत अधिनियम 2003 
की धारा 3 ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने संशोधित टेरिफ नीति अधिसूचति की , जो 28 जनवरी 2016 से 
लागू की गई है। टैरिफ नीति के कुछ संबंधित प्रावधान, जिनमें पारेषण प्रणालियों के विकास के लिएनिर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं . निम्नानुसार 


152 उहदेव टिरिस नीति की बारा7) 
> जहां तक पारेषण का संबंध है. टैरिफ नीति के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने की अपेक्षा की गई है : 

विश्वसनीयता के लिए पर्याप्त मार्जिन के साथ उत्पादन के अनुरूप पारेषण नेटवर्क का अधिकतम विकास सुनिश्चित करना और देश 

में उत्पादन एवं पारेषण परिसंपत्तियों के कुशलता पूर्वक सदुपयोग को बढ़ावा देना : 

ii . पर्याप्त रिटर्न लदान कर पारेषण क्षेत्र में आवश्यक निवेश आकर्षित करना। 
153 पारेकामल्ल निरिस टैरिस नीचि की बारा 7 .1 ) 

बीच में आने वाले किसी राज्य की सीमा पार विद्युत के पारेषण के साथ - साथ राज्य के भीतर उसके आवागमन, जो ऐसे अंतर्राज्य 
पारेषण से जुड़ा हुआ है . को शामिल करते हुए सभी अंतर्राज्य पारेषण के लिए एक उपयुक्त पारेषण टेरिफ ढांचे का कार्यान्वयन देश 
भर की सभी परिसंपत्तियों के प्रभावी सदुपयोग को बढ़ावा देने और नई अपेक्षित पारेषण सुविधाओं के त्वरित विकास के उद्देश्य से 
किया गया है। 
राष्ट्रीय विद्युत नीति यह अधिदेशित करती है कि कार्यान्चित किया गया राष्ट्रीय टेरिफ ढांचा दूरी और दिशा के प्रति संवेदनशील 
होना चाहिए और विद्युत प्रवाह की माला से जुड़ा होना चाहिए। इसका विकास सीईभारसी द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 
सलाह को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पारेषण प्रभारों की हिस्सेदारी समय- समय पर यथा संशोधित ऐसी टैरिफ व्यवस्था के 
अनुसार की जाएगी। 
इस ढांचे के तहत पारेषण प्रभार मेगावाट प्रतिसकिंट किलोमीटर आधार पर , जोनल पोस्टेज स्टांप आधार पर अथवा किसी अन्य 
सारगर्भित गतिशील आधार पर किया जा सकता है. जिससे कि कुल पारेषण लागत को पारेषण प्रणाली के संगत सदुपयोग के 
अनुसार उचित अनुपात में साझा किया जा सके । “ सदुपयोग घटक को विश्वसनीयता का विधिवत दंग से लाभ उठाना चाहिए , 
जिसका सभी को लाभ प्राप्त हो। न्यूनतम और अधिकतम पारेषण दरों के बीच का विस्तार इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें 
पारेषण प्रणाली का योजनाबद्ध विकास / सुट्टीकरण शामिल हो जाए. परंतु इसे अननुकूल पारेषण निवेश को हतोत्साहित करना 

चाहिए। 
iv . एनईपी में निर्धारित की गई पहुंच को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों के साथ पूर्व करार नेटवर्क विस्तार के लिए एक पूर्व अर्हता नहीं 

होगी। सीटीयूएसटीयू को राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप आवश्यकताओं की पहचान करने और पणधारकों के साथ परामर्श से 
तयाअपेक्षित नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नेटवर्क विस्तार का कार्य शुरू करना चाहिए। निड का सुचारू रूप से प्रचालन 
करने के लिए उत्पादन की तुलना में पारेषण प्रणाली का विकास अधिक मात्रा में करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। 
केंद्रीय आयोग ने पूंजीगत और प्रचालन लागतों के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट किएहैं और अंतर राज्य पारेषण लाइसेंस धारकों के लिए 
निष्पादन संबंधी मानक निर्धारित किए हैं। टैरिफ का निर्धारण और निष्पादन संबंधी मानकों का अनुपालन समय- समय पर यथा 
संशोधित इन शतों के अनुसार किया जाएगा। 
सीटीयुएसटीयू सहित पारेषण विकासकर्ताओं द्वारा निवेश केंद्र सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के 
अनुसार प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा । 
जहां एक ओर भविष्य की सभी अंतर्राज्य पारेषण परियोजनाओं का विकास सामान्य रूप से प्रतिस्पर्धी बोलीप्तक्रिया के जरिए किया 
जाएगा, वहीं दूसरी और केंद्र सरकार की रणनीतिक महत्व की विशेष नेणी वाली परियोजनाओं. तकनीकी उन्नयन आदि अथवा 
( ख) मामला दर मामला आधार पर किसी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली 

प्रक्रिया से छूट दे सकती है । 
viii. सीईआरसी ने अंतर्राज्य पारेषण के लिए ढांचे पर विनियम विनिर्दिष्ट किए है। अंतर राज्य पारेषण के लिए एसईआरसी द्वारा 

वोल्टेज, दूरी, दिशा और प्रवाह की माना जैसे घटकों पर विधिवत रूप से विचार करते हुए ऐसी ही पहल का कार्यान्वयन किया 

जाना चाहिए। 
1. सीईबरसी के विनियमों में प्रावधान 

अधिनियम के अनुसार केंद्रीय आयोग ने विनियम जारी किए हैं . जो वितरण लाइसेंस धारकों , उत्पादकों , विद्युत के व्यापारियों और स्वीकृत 
मुक्त अभिगम वाले उपभोक्ताओं को अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली का अभिगम करने के लिए पान्न बनाते हैं। वर्तमान विनियमों के अनुसार 
पारेषण प्रणाली का अभिगम अल्पकालिक , मध्यकालिक अथवा दीर्घकालिक आधार पर किया जा सकता है। केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी सीटीयू] 
मध्यकालिक तीन माह या उससे अधिक की अवधि परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं और दीर्घकालिक | सात वर्ष से अधिक अभिगम प्रदान करने 
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के लिए नोडल एजेंसियां , जो किसी उत्पादन स्टेशन अथवा इसकी ओर से किसी ट्रेडर द्वारा अपेक्षित होता है। दीर्घकालिक अभिगम ( एलटीए। 
की स्वीकृति पारेषण आयोजना मार्ग के माध्यम से दी जाती है। क्षेत्रीय लोड डिसपेचकेंद्र अल्पकालिक तीन माह से कम अवधि के लिए मुक्त 
अभिगम की स्वीकृति के लिए नोडल एजेंसी होता है। पावर एक्सचेंज को पारेषण अभिगम प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लोड डिसपैच केंद्र 
नोडल एजेंसी है । मध्यकालिक मुक्त अभिगम एमटीओ और अल्पकालिक मुक्त अभिगम ( एसटीओए की स्वीकृति प्रणाली में मार्जिन का 
इस्तेमाल करते हुए दी जाती है और विनियम के अनुसार इस प्रयोजन के लिए वस्तुत : कोई अतिरिक्त पारेषण की परिकल्पना नहीं की जाती है। 

अध्याय - 2 


भारत में पारेषण माती की वृद्धि 
बार में पारेषण प्रमातियों की वृद्धि 


2. 1 


2 . 1 . 1 एकीकृत योजना के लिए राव विठों को वार करना 

स्वतंत्रता के समय देश में विद्युत प्रणालियां अनिवार्य रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में और उनके आस -पास पृथक प्रणालियों के रूप में 
विकसित कीगही देश में ततकालीन स्थापित समता केवल लगभग 1300 मेगावाटयी और विद्युत प्रणालियों में छोटे उत्पादन स्टेशन शामिल 
हुआ करते थे, जो लोड केंद्रों को तैयार स्थिति में विद्युत की फीडिंग करते थे । उस समय सर्वोच्च पारेषण वोल्टेज 132 केवी था । राज्य क्षेत्र के 
नेटवर्क का वोल्टेज स्तर 50 और 60 के दशकों के दौरान 132 केवी के स्तर से बढ़कर 60 -70 के दशक के दौरान 120 केवी हो गया। तत्पश्चात 
कई राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश, गुजरात , उड़ीसा , आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लंबी दूरी तक विद्युत के बल्क स्थानांतरण के 
लिए 400 केवी नेटवर्क का भी विकास किया गया। देश के ज्यादातर राज्यों में राजकीय निडों के विकास के साथ क्षेत्रीय निडों के विकास का 

मार्ग प्रशस्त हुआ। 
2 . 1. 2 बेनीव अपोचना की संकलना और राजकीय विठों का एकीकरण 

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय आयोजना की संकल्पनाशुरू हुई । तदनुसारविद्युत प्रणाली की आयोजना और विकास 
के प्रयोजनों से देश को पांच क्षेत्रों अर्थात अत्तरी . पश्चिमी . दक्षिणी . पूर्वी और पूर्वोत्तर में सीमांकित किया गया। 1964 में अलग-अलग क्षेत्रों में 
राजकीय प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन कोसुकर बनाने और राज्यों के बीच विद्युत के आदान - प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए देश के प्रत्येक 
क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत बोडों कीस्थापना की गई। ऐसी विद्युत के आदान- प्रदान के लिए पारेषण अवसंरचना के निर्माण हेतु राज्यों को प्रोत्साहित 
करने के लिए अंतर राज्य लाईनों को केंद्रीय रूप से प्लायोजित माना गया और राज्यों को राजकीय योजना से बाहर ल्याज रहित ऋण उपलब्ध 
कराए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 56 अंतर्राज्य लाईनों का निर्माण किया गया , जिसमें से 13 लाईनें अलग-अलग सेनों में अवस्थित राज्यों 
को जोड़ती थीं और इसके फलस्वरूप अंतक्षेत्रीय संपर्क [लिंक की स्थापनाशुरू हुई । इन लाइनों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच रेडियल मोड में विद्युत 

के आदान-प्रदान को सुकर बनाया । 
2 . 1. 3 मेत्रीय का प्रावि 


सन् 1975 तक पारेषण क्षेत्र के विकास का दायित्व अनिवार्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजकीय विद्युत बोडौं । विद्युत विभागों के 
पास था । सन् 1975 में उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करने में राज्यों के प्रयासों के पूरक के तौर पर केंद्रीय क्षेत्रों की उत्पादन कंपनियों अर्थात 
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ( एनएचपीसी) नेशनल थर्मल कॉपोरेशन ( एनटीपीसी) का सृजन किया गया। इन कॉपोरेशनों ने किसी एक क्षेत्र में 
राज्यों के लाभार्थ बड़े उत्पादन स्टेशन स्थापित किए। इन कॉपोरेशनों ने विद्युत के इवैक्यूएशन और लाभार्थी राज्यों की सीमाओं से सटे हुए 
राज्यों को विद्युत की आपूर्ति के लिए संबद्ध पारेषण लाईनों के विकास का भी काम शुरू किया। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय निड प्रणालियों की 
स्थापना के कार्य को गति मिली और 1980 के दशक के अत तक मजबूत सेनीय नेटवर्क अस्तित्व में आया। 
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अंगरखेत्रीय संकीका विकास 


सन् 1989 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई संभावित आयोजना के आधार पर अंतरक्षेत्रीय पारेषण कार्यक्रम और केंद्रीय उत्पादन 
स्टेशनों से जुड़ी पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन को बल देने के लिए पावरग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया पावरग्निड) की स्थापना के लिएकेंद्रीय 
उत्पादन कंपनियों की पारेषण विंग को अलग कर दिया गया। उस समय तक देश में उत्पादन और पारेषण प्रणालियों की आयोजना और विकास 
का कार्य क्षेत्रीय पर्याप्तता के आधार पर किया गया और राज्य क्षेत्र की कंपनियों के लिए अंतर्राज्य अवसंरचना के निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 
प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित अंतरसेनीय संपकों के आरंभिक सेंट का सदुपयोग सीमित ढंग से विभिन्न क्षेत्रों के बीच अधिशेष विद्युत 
के प्रचालन और आदान - प्रदान कोसुकर बनाने के लिए किया गया क्योंकि क्षेत्रीय निडों का प्रचालन स्वतंत्र रूप सेहोता था और उनके प्रचालन 
की आवृत्तियां अलग- अलग थीं तथा इन अंतरक्षेत्रीय संपकों पर विद्युत का आदान-प्रदान केवल रेडियल मोड में ही किया जा सकता था । 
राष्ट्रीय बिड की स्वापना 


2 . 2 


राष्ट्रीय निड में उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के इवेम्सुएशन के लिए पारेषण प्रणाली. अंतरक्षेत्रीय संपर्क . अंतर्राज्य पारेष्ण प्रणाली और एसटीयू 
का अंतर्राज्य पारेषण शामिल होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय निंड का विकास एक क्रांतिकारी विकास प्रक्रिया सिद्धही राष्ट्रीय निंड एक बड़ी , 
मिश्रित सह क्रियात्मक पारेषण ग्रिड है. जहां सभी क्षेत्रीय और राजकीय निड इसमें विद्युतीय ढंग से संबद्ध हैं और जो एकल आवृत्ति पर 
प्रचालित होते हैं। 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 2 . 1 क्षेत्रीय विडीबीच सहरिया रहित अंग्स 


विभिन्न क्षेत्रीय निडों की प्रचालनात्मक व्यवस्था [रिजिम] को यान में रखते हुए 1990 के दशक में यह निश्चय किया गया कि क्षेत्रीय निडों 
के बीच प्रारंभिक रूप से सहक्रिया रहित संपर्क स्थापित किए जाएं. जिससे कि वे बड़ी मात्रा में विनियमित विद्युत का आदान-प्रदान करने में 
सक्षम बन सकें । तदनुसार विंध्याचल में उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच एक 500 मेगावाट सहक्रिया रहित एचबीडीसी बैक -टू -बैक लिंक 
स्थापित किया गया । तत्पश्चात पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच भद्रावती में 1000 मेगावाट क्षमता वाला और पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी 
क्षेत्र के बीच गजुवाका में 500 मेगावाट क्षमता वाला और पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र के बीच सासाराम में 500 मेगावाट क्षमता वाले ऐसे ही 

संपर्क स्थापित किए गए। पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच गजुवाका संपर्क क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाकर 1000 मेगावाट कर दिया गया है। 
2 . 2. 2 बेत्रीय विरों का सिंक्रोनाइजेशन 


सन् 1992 में पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर सेन को बीरपारा- सलाकटिं220 केवी उबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन के जरिए सह क्रियात्मक ढंग से अंत: 
संबद्ध किया गया और बाद में 400 केवी डी/ सी बोंगाईगांव -मालदा लाईन द्वारा अंत: संबद्ध स्थापित किया गया। पश्चिमी क्षेत्र को पूर्वी 
पूर्वोत्तर प्रणाली के साथ सह क्रियात्मक ढंग से अंत: संबद्ध किया गया । इसे वर्ष 2003 में 400 केवी राउरकेला - रायपुर डीसी लाईन के 
जरिए जोड़ा गया और इस प्रकार पूर्वी अन्न- पूर्वोत्तर क्षेत्र - पश्चिमी क्षेत्र को शामिल करते हुए केंद्रीय भारतीय प्रणाली का प्रचालन शुरू हुआ। 
वर्ष 2006 में मुजफ्फरपुर - गोरखपुर 400 केवी डीसी लाइन की स्थापना के साथ उत्तरी क्षेत्र भी इस प्रणाली के साथ अंत: संबद्ध हो गया और 
इस प्रकार ऊपरी भारतीय प्रणाली का प्रचालन शुरू हुआ, जिसमें उत्तरी क्षेत्र - पश्चिमी क्षेत्र - पूर्वी क्षेत्र -पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रणालियां शामिल हैं । 
वर्ष 2007 में उत्तरी क्षेत्र को आगरा-ग्वालियर 765 केवी एसासी लाईन - 1 [400 केवी स्तर पर आवेशिता के जरिए पश्चिमी क्षेत्र के साथ सह 
क्रियात्मक ढंग से अंत : संबद्ध किया गया जिसके परिणामस्वरूप नए निड का निर्माण हुभाा दक्षिणी ग्रिड को शेष अखिल भारतीय निड अर्थात 
नएग्रिड के साथ दिसंबर 2013 में सहक्रियात्मक ढंग से जोड़ा गया । इसे रायचूर- सोलापुर 765 केवी एसासी लाईन के माध्यम से अंत : संबद्ध 

किया गया , जिसके परिणामस्वरूप एक सह क्रियात्मक राष्ट्रीय ग्रिड ( एक निड- एक राष्ट्र - एक आत्ति का निर्माण हुआ। 
2 . 2 . 3 एकीकृत राष्ट्रीय बिड की असित बारतीय अबोचना और प्रसार 

चालू शताब्दी के प्रारंभ से ही देश में उत्पादन और पारेषण प्रणाली की आयोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय आत्म निर्भरता के प्रति अभिमुखीकरण से 
सरकार का मान अखिल भारतीय स्तर पर संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग की संकल्पना की और परिवर्तित हुआ। के . बि . ला . द्वारा किए गए 
उत्पादन आयोजना अध्ययनों में यह संकेत दिया गया कि अखिल भारतीय आधार पर योजनाबद्ध क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्रीय आधार पर 
योजनाबद्ध क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में कम है। इसके अलावा एक मजबूत अखिल भारतीय एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड देश में असमान रूप से 
वितरित उत्पादन स्रोतों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है । राष्ट्रीय निड के विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए अंतरक्षेत्रीय संपकों 
की चरणबद्ध ढंग से क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया । 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल अंतरक्षेत्रीय पारेषण समता 5750 मेगावाट थी । 
10वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात वर्ष 2002 - 07 के दौरान कुल 8300 मेगावाट की अंतरक्षेत्रीय क्षमताओं का विकास किया गया । इस प्रयास में 
की गई प्रमुख उपलब्धियों में तालचेर -कोलार एचबीडीसी बाईपोल, गजुवाका में दक्षिण क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच एचबीडीसी बैंक -टू-बैंक 
प्रणाली का सेकंड मास्यूल , सासाराम में उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच एचवीडीसी बैंक - टू - येक प्रणाली , राउरकेला- रायपुर 400 केवी डीसी 
लाईन द्वारा पूर्वोत्तर पूर्वी निंड के साथ पश्चिमी ग्निड का सह क्रियात्मक अंत : संबंध . मुजफ्फरपुर . गोरखपुर 400 केवी डीसी ( बेड) लाईन 
द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र - पूर्वी अन्न - पश्चिमी क्षेत्र के साथ उत्तरी क्षेत्र का सह क्रियात्मक अंत: संबंध और बाद में पटना- बलिया 400 केवी डीसी 
[ स्वेड लाईन का एक सर्किट और आगरा-ग्वालियर 765 केवी ट्रांसमिशन लाईन शामिल है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल 
अंतसेनीय पारेषण समता 14060 मेगावाटयी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012 - 17 के अंत तक बढ़कर 27750 मेगावाट हो गई 
है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह समता बढ़कर 75050 मेगावाट हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्चित की गई 
अंतानीय लिंक के विवरण अध्याय 6 में दिए गए हैं और वर्ष 2017 -22 की अवधि के दौरान जो निर्माणाधीन हैं । जिनकी योजना बनाई गई 

है . उनके विवरण अध्याय 7 में दिए गए हैं । 
2 . 3 वास्तविकसंमेंपारंप प्रपाती की वृद्धि 

भारत में पारेषण नेटवर्क का लगातार विकास हुआई और भारत की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता बढ़ी है । यह वृद्धि देश में विद्युत के उत्पादन और मांग 
में वृद्धि के अनुरूप है । सर्किट किलोमीटर के संदर्भ में 220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर की पारेषण लाईनों में पिछले 30 वनों की 
तुलना में लगभग 7 गुणा वृद्धिहुई है और उसी अवधि के दौरान सब स्टेशनों की क्षमता में 15 गुणा से अधिक की वृद्धि हुई है। तुलनात्मक रूप 
से अधिक वोल्टेज स्तर पर पारेषण प्रणाली का अधिक विस्तार हुआ है । पारेषण प्रणाली में वृद्धि का यह पहलू तुलनात्मक रूप से अधिक लंबी 
दूरी पर और साथ ही अधिकतम अनुकूल मार्गाधिकार , न्यूनतम हानियों और उन्नत ग्रिड स्थिरता के साथ बड़ी मात्रा में विद्युत को ले जाने के 

लिए पारेषण नेटवर्क की आवश्यकताओं को उजागर करता है। 
2. 3. 1 पारंग साईनों में वृद्धि 


6वीं पंचवर्षीय योजना के अंत [ अर्थात मार्च 1985 से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012 - 2017 ] के बीच 220 केवी और उससे अधिक 
वोल्टेज स्तर की पारेषण लाईनों में संचित वृद्धि नीचे तालिका में दर्शाई गई है : 
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प्रत्येक योजना अवधि में पारंग साईनों की वृद्धि ( सवी अंन्डे पक्टि किलोमीटर म ): 


बोन्टेन स्वर । 


6वीं बोचना 


। उची पोकना वीपोना वीपोना || 10वीं 

पोचना 


11वीं 
पोचना 


12 वीं 
योजना 


765 केवी 


971 


2184 


5250 


31240 


एचबीटीपीबाईगीत 


1634 


3138 


5872 


9432 


15556 


400वी 


6029 


19824 


36142 


49378 


76722 


106819 


157787 


220वी 


46005 


59631 


79600 


98993 


114629 


135980 


163268 


उतसटिक्तिोमीटर 


52034 


79455 | 


117376 | 150480 | 198407 


257481 | 


367851 


प्रत्येक योजना के अंत में पारेषण लाईनों की वृद्धि 


जाड़ेगएसबिटकिलोमीटर 


350 .00 
JUDO 
ILUUUU 
100000 


THI 


LI 


6th 


an 


Athilan 


t h Han 


hilan 


10th 


an 


11th 


on 


13th 


lan 


2 . 3 . 2 सब स्टेशनों की वृद्धि 


6वीं पंचवर्षीय योजना के अंत [अर्थात मार्च 1986 ) से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि [ 2012-2017] के बीच 220 केवी और उससे अधिक 
वोल्टेज स्तर के सब स्टेशनों और एचबीडीसी टर्मिनलों की ट्रांसफॉर्मेशन समता में संचित वृद्धि नीचे तालिका में दर्शाई गई है : 

प्रत्येक योजना के अंत में सब स्टेशनों की वृद्धि ( एमवीए मेगावाट): 


6ची पोचना 7वीं पोचना | वी पोचना | वीपोना 10 वीपोमा 11 वीं / 12 वीपोना 

बोचना 
765 केवी 

25000 167500 
एचबीटीसीबालोत | 

5000 | 8000 | 9750 | 19600 
400 ची 

9330 / 21580 | 40865 | 60380 / 92942 | 151027 | 240807 | 
220 केवी 

37291 53742 84177 116363 156497 223774 312958 
| उस एमवीएपिवानार 46621 | 75322 / 12502 181743 / 257439 409501 740765 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रत्येक योजना के अंत में सब स्टेशनों की वृद्धि 

( एमबीए मेगावाट ) 


कुलमनीएमेगावाट 


1wwd 


Guh Nan 


Lillari 


Gulllari 


Pullari 


1001 Plan 


11u1 Plan 


12u1 Plan 


2 . 4 पासपत्र लिए वारपार घटनाएं 

पारेषण नेटवर्क का विकास उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अनुरूप किया गया है । पारेषण प्रणाली में वृद्धि पारेषण नेटवर्क में वास्तविक वृद्धि के 
साथ-साथ तुलनात्मक रूप से उच्च पारेषण वोल्टेज और बृहद पैमाने पर विद्युत के पारेषण के लिए नई प्लौद्योगिकियों के इस्तेमाल से चरितार्थ 
होती है । इस वृद्धि की दिशा में यादगार घटनाएं निम्नानुसार है : 
1948 

विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 | इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्लाधिकरण कि . बि . प्ला .) और राज्य विद्युत 

बोडों की स्थापना का प्रावधान किया गया। 
1950 -60 राजकीय निडों की वृद्धि और 220 केवी वोल्टेज स्तर को लागू करना । 


1964 


1965 -73 


क्षेत्रीय विद्युत बोडों का गठन 
क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों के निर्माण के लिए राजकीय निडों को अंतःसंबद्ध करना । 
400 केवी वोल्टेज स्तर को लागू करना । 
केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी पारेषण प्रणाली के रूप में क्षेत्रीय ग्रेिड प्रणालियों की वृद्धि 


1977 


1980 -88 


1989 


एचबीडीसी बैक- टू-बेक प्रणाली 


1990 


एचबीडीसी बाई- पोल लाईन को लागू करना। 


1992 


1999 


पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र का सह क्रियात्मक अंत: संबंध 
पारेषण आयोजना का अखिल भारतीय प्रणाली की और पुन : अभिमुखीकरण 
765 केवी पारेषण लाईन आरंभिक रूप से 400 केवी पर आवेशित) को लागू करना । 
- विद्युत अधिनियम 2003 


2000 


2003 


- एक विद्युत बाजार के प्रचालन हेतु आधारभूत अवसंरचना सृजित करते हुए सभी पांचों विद्युत सेनों में वास्तविक समय 

आधार पर निराकरण व्यवस्था के साथ एबीटी तंन का कार्यान्वयना 
- पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी-पूर्वोत्तर प्रणाली का सह क्रियात्मक अंत : संबंध 
- वृहद अंतक्षेत्रीय एचबीटीसी पारेषण प्रणाली तालचेर - कोलार एचबीटीसीलिंक 


2004 


पारेषण क्षेत्र में मुक्त अभिगम 


2006 


अत्तरी क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र - पूर्वोत्तर क्षेत्र - पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली के साथ सह-क्रियात्मक अत: संबद्ध नए निंड की 
स्थापना 


14 
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2007 


765 केवी सिंपत सब स्टेशन का प्रचालन 


2007 


2010 


765 केवी पारेषण लाईन का प्रचालन 
सीटीयू से एक अलग संगठन के रूप में आरएलडीसी / एलएलडीसी के प्रचालन के लिए पीओएसओसीओ (पोसको) की 
अधिसूचना 
देश भर में पारेषण प्रभारों और हानियों को साझा करने के लिए संपर्क बिंदु पर आधारित पद्धति का कार्यान्चपना 


2011 


2013 


2016 - 17 


दक्षिणी क्षेत्र का नई निंड के साथ सह-क्रियात्मक अंत: संबंध 
भारत और बांगलादेश के बीच अंत : संबंध [भिरामारा. बांगलादेश में 500 मेगावाट सह-क्रिया रहित एचबीडीसी बैक -टू 
बैक लिंक और भारत में बहरामपुर तथा बांगलादेश में भेरामारा के बीच 400 केवी डीसी लाइन ) 
भारत और म्यांमार के बीच अंत: संबंध 


2016 -17 


2016 -17 


पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र के साथ सीधे संबडा पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की प्लदायगी 
के लिए पूर्वोत्तर में विश्वनाथ- चरियाली से उत्तरी क्षेत्र में आगरा तक सबसे बड़ी 6000 मेगावाट एचबीडीसी लाईन 
[ 4 800 केवी) । 

अध्याय - 3 
पारंप योजना सिद्धांत और विकास प्रक्रिया 


3 . 1 पासप अपोजना का सिद्धांत 
3. 1.1 भारत में पारेषण आयोजना सिद्धांत का प्रादुर्भाव विद्युत क्षेत्र के विकास और आवश्यकताओं के अनुरूप पिछले कुछ दशकों के दौरान हुआ है । 

पारेषण आयोजना को विद्युत अधिनियम 2003. राष्ट्रीय विद्युत नीति . टेरिफ नीति , विद्युत क्षेत्र से संबंधित विनियमों और बाजार 
अभिमुखीकरण की दृष्टि से सरेखित किया गया है । पारेषण आयोजना के उद्देश्य . पहल और मानदंड. जो समय के साथ तैयार किए गए. उनमें 
दीर्घकालिक आधार पर पारेषण क्षेत्र में निवेश को अनुकूल बनाते हुए लोड वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि से जुड़ी अनिश्चितताओं का 
ध्यान रखा जाता है । पर्याप्तता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पारेषण क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकताओं की 
आयोजना तैयार करते समय इन उद्देश्यों , पहलों और मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है। पारेषण योजना की पुष्टिं विभिन्न प्रौद्योगिकीय 
विकल्पों और पारेषण आयोजना सिद्धांत पर विचार करते हुए प्रणाली अध्ययनों / विश्लेषणों के माध्यम से की जाती है । भारत में पारेषण 
प्रणाली की योजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के “ पारेषण आयोजना मानदंड मैनुअल जनवरी 2013 में दिए गए आयोजना सिद्धांत और 
दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तेयार की जाती है। 

पारेप विकास प्रक्रिया 
3 . 2 . 1 समन्वित अयोजना और विद्युत प्रपाती अपोचना के लिए स्वामी समितियां एससीपीएसपी) 


पारेषण प्रणाली की वृद्धि योजना के अधिकतम विकास के लिए अंतर्राज्य और अंतराराज्य ग्रिड प्रणालियों की समन्चित आयोजना आवश्यक 
होती हे आईएसटीएस के विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से आईएसटीएस के इंटरफेस और राज्य के आहरण बिंड पर राज्य ग्रिड के इंटरफेस और 
आईएसटीएस की इस विद्युत के वितरण संबंधी योग्यता तथा राज्य ग्रिड को अतिरिक्त विश्वसनीयता प्रदान करने की क्षमता पर मुख्य रूप से 
ध्यान केंद्रित किया जाता है । इंटरा एसटीएस के विकास के संदर्भ में आईएसटीएस से आहरित की गई विद्युत को प्रेषित करने में राज्य ग्रिड की 
समता बढ़ाने और इसके अपने उत्पादन स्टेशनों से लोडकेंहोंतक विद्युत के पारेषण की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंहित किया जाता है । एकीकृत 
आयोजना की प्रक्रिया का समन्वय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यकलापों के भाग के रूप में तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 
73 [ क] के अंतर्गत यथा निर्धारित दायित्वों के रूप में किया जा रहा है। 
पारेषण क्षेत्र की कंपनियों और अन्य पणधारकों के साथ समन्वय और परामर्श के माध्यम से एकीकृत आयोजना संचालित करने और इस उद्देश्य 
को पूरा करने के लिएकेंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण क्षमता अभिवृद्धि के बेहतर प्रस्ताव तैयार करने के लिएविद्युत प्रणाली आयोजना हेतु 
सन्नीय स्थायी समितियां एससीपीएसपी) गठित की हैं। विद्युत प्रणाली आयोजना के लिए इन स्थायी समितियों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण , 
सीटीयू, घटक राज्यों की एसटीयू. संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय विद्युत समिति आरपीसी) और उस क्षेत्र में कार्यरत केंद्रीय क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों 
के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । उत्पादित विद्युत के इवेम्यूएशन के लिए या फिर प्रणाली सुधार के लिए विकसित की गई अंतर्राज्य पारेषण 
प्रणाली पर संबंधित क्षेत्र क्षेत्रों की एससीपीएसपी में चर्चा की जाती है । दीर्घकालिक अभिगम ( एलटीए अनुप्रयोगों के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न होने वाली पारेषण क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकताओं पर भी चर्चा की जाती है और आवेदकों की उपस्थिति में एससीपीएसपी द्वारा 

इसकी पुष्टि की जाती है। साझा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी सेनों की संयुक्त बैठक भी आयोजित की जाती है। 
3 . 2. 2 पारेषण योजनाएं वार करना 

किसी विशेष समयावधि के लिए पारेषण प्रणाली की आयोजना तैयार करते समय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तैयार की गई योजनाओं और उसी 
समयावधि में क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई उत्पादन परियोजनाओं को भान में रखा जाता है । पारेषण प्रणाली की आवश्यकताओं में 
उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के हवेक्युएशन के लिए प्रणाली और उसी समयावधि में लोड वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रणाली नेटवर्क का 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ 15 


सुट्टीकरण शामिल होता है। पारेषण प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर समग्न सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। इस प्लक्रिया में 
अंतर्राज्य के साथ - साथ अंतरारान्य प्रणाली सहित पारेषण के क्षेत्र में कुल निवेश का अनुकूलन किया जाता है । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 
विकसित की गई संभावित योजना के आधार पर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगले दो -तीन वर्ष के दौरान कौन -कौन से उत्पादक 
उपलब्ध होने की संभावना इतथा किसी क्षेत्रविशेष में लोड वृद्धिको ध्यान में रखते हुए सीटीयूअथवा एसटीयूकोकार्यान्वयन के लिए अपनी 
अपनी पारेषण प्रणाली विस्तार से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करनी होती है. उनकी समीक्षा यदि आवश्यक है । 

करनी पड़ती है और तदनुसार कार्यान्वयन शुरू करना होता है। 
3.2.3 पारेसम योजना का कार्यान्वयन पाईएमटीएस) 

एससीपीएसपी में पारेषण प्रस्तावों की पुष्टि के बाद और संबद्ध उत्पादन स्टेशनों की स्थापनाअनुसूची को ध्यान में रखते हुए आईएसटीएस के 
संदर्भ में सीटीयू और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत 
करते हैं । अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार और भारत सरकार द्वारा विचार करने के बाद पारेषण योजनाओं का 
कार्यान्वयन यातो टेरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिए या फिर टेरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार सीटीयू के रूप 

में पावरग्रिड द्वारा विनियमित टेरिफ तंत्र आरटीएम के साथ लागत - प्लस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है । 
3 . 2 . 4 अंतराराम पारेसमपातीकी अोचना र विकास 


अंतरारान्य पारेषण प्रणाली ( इंद्रा - एसटीएस) का विकास राजकीय बिजली कंपनियों द्वारा किया जाता है। उनकी नेटवर्क आयोजना. योजना 
तैयार करने तथा अंतराराज्य पारेषण प्रणाली के विकास से जुड़े कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतराराग्य लाभ के लिए राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की 
उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के हवामुएशन के लिए पारेषण प्रणाली की आवश्यकताओं. आईएसटीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई गई 
विद्युत के अवशोषण . राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोड वृद्धि की मांग को पूरा करने और अपनी प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करने पर 
विचार किया जाता है । वृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करने में संभावित सदुपयोग के उद्देश्य से किसी समचित विकास प्रक्रिया के लिए यह उपयुक्त 
होगा कि राजकीय पारेषण कंपनियां क्षेत्रीय निड प्रणाली के लिए विकास योजनाओं का लाभ लेते हुए और संबंधित राज्यों की विशिष्ट 
आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी राजकीय विद्युत योजनाएं तैयार करें। 


3. 3 पारे , अपोचना संबंधी मानदंड 

पारेषण आयोजना संबंधी मानदंडों पर पहला मैनुअल सीईए द्वारा 1985 में तैयार किया गया , जिसमें क्षेत्रीय स्वपर्याप्तता के लिए आयोजना 
सिद्धांत निर्धारित किया गया। ईएचवी प्रणालियों पर प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर वर्ष 1994 में इस मैनुअल को संशोधित किया गया 
है । पिछले दस वर्ष के दौरान प्लौद्योगिकीय उन्नतियों और संस्थागत परिवर्तनों की वजह से पारेषण आयोजना संबंधी मानदंडों की समीक्षा 
करना आवश्यक हो गया है । उत्तरी, दक्षिणी, पशिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की क्षेत्रीय विद्युत निडों को विश्व की सबसे बड़ी विद्युत ग्रिड 
बनाने के लिए आपस में सह क्रियात्मक ढंग से अंत: संबद्ध किया गया है । देश अब क्षेत्रीय स्वपर्याप्तता की संकल्पना से बाहर निकलकर एसी और 
एचबीडीसी कॉरिडोर के माध्यम से विद्युत के बड़े पैमाने पर बल्क अंतरक्षेत्रीय अंतरण का निर्माण करते हुए उच्च समता वाले एक अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड की दिशा में बढ़ चला है। 
विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन से भारत के विद्युत आपूर्ति उद्योग में आमूल- चूल परिवर्तन हुआ है. जिसके फलस्वरूपउधिर रूप 
से एकीकृत राज्य विद्युत बोडों के विभाजन , विद्युत पारेषण के क्षेत्र में मुक्त अभिगम के कार्यान्चपन और विद्युत क्षेत्र के उदारीकरण का मार्ग 
प्रशस्त हुआ। निजी क्षेत्र के उत्पादन में संक्रियात्मक वृद्धि तथा विद्युत के लिए मुक्त बाजार के सृजन से इसकी अपनी अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं । 
बड़ी संख्या में उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं . जबकि उन्हें अपने सुनिश्चित लाभार्थियों का पता ही नहीं है । यह स्थिति उत्पादन 
समता अभिवृद्धि कमीशनिंग की अनुसूचियों और ईधन की उपलब्धता से जुड़ी अनिश्चितता के कारण और खराब हो जाती है। इन सभी घटकों 
ने पारेषण आयोजना को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना दिया है। इस प्रकार की अनिश्चितताओं से यथा व्यवहार्य सीमा तक निपटने के लिए पारेषण 
प्रणाली की योजना में पर्याप्त लचीलापन रखा जाना चाहिए। तथापि अनिश्चितताओं के बावजूद भी मानक परिसंपत्तियों अथवा कंजेशन की 
संभावना को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है । 
बहुत बड़ी अंत: संबद्ध निड के सृजन में ऐसे विद्युत प्रवाह की समस्या सामने आ सकती है. जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है. जिसके 
परिणामस्वरूप वास्तविक समय आधार पर प्रचालन करने में निड के विभिन्न पॉकेट में लोड उत्पादन में असंतुलन के कारण पारेषण लाईनों में 
ओवर लोडिंग की समस्या आसकती है। विश्वसनीय पारेषण आयोजना आधारभूत रूप से इसमें निहित लागत और जोखिम के बीच का मामला 
दिड ऑफ है । ऐसे व्यापक तौर पर अपनाये जाने वाले एक समान दिशानिर्देश नहीं है. जिनमें पारेषण आयोजना की तुलना में पर्याप्तता और 
सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर [डिग्री के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हों। इस संदर्भ में प्रक्रियाएं अलग-अलग देशों में अलग -अलग हैं । विभिन्न 
पहलों में अपनायी जाने वाली समान विषय -वस्तु “ स्वीकार्य प्रणाली निष्पादन है । 
तथापि , जुलाई 2012 में घटित हुई ग्रिड संबंधी घटनाओं ने ग्रिड सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। जैसे - जैसे ग्रिड के आकार और जटिलता 
में वृद्धि होती है. उसी के अनुरूप ग्रिड सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि किसी बड़ी ग्रिड की विफलता के परिणाम भी गंभीर होते हैं । 
तदनुसार पारेषण आयोजना संबंधी मानदंडों की भी समीक्षा की गई है । पारेषण आयोजना संबंधी मानदंडों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा 

स्रोतों के एकीकरण पर भी विचार किया गया है। 
331 मार्बन 

(i ) केंद्रीय विद्युत प्लाधिकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73 ( क) के अंतर्गत किए गएप्लावधान के अनुसार संभावित उत्पादन और 

पारेषण योजनाएं तैयार करने तथा आयोजना एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय पारेषण 
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युटिलिटी ( सीटीयू एक दक्ष एवं समन्चित अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली ( आईएसटीएस) के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार 
राजकीय पारेषण युटिलिटी एसटीयू एक दक्ष एवं समन्चित अंतराराज्य पारेषण प्रणाली ( इंटरा एसटीएस) के विकास के लिए 
जिम्मेदार है। आईएसटीएस और इंटरा एसटीएस अंत : संबद्ध हैं और दोनों मिलकर विद्युत ग्रिड का निर्माण करती हैं । अत : यह 

अनिवार्य है कि विश्वसनीय पारेषण प्रणाली के विकास के लिए पारेषण आयोजना हेतु एक समान पहल की जानी चाहिए। 
( ii ) यहां विस्तार से दिए गएआयोजना संबंधी मानदंड समर्पित पारेषण लाईनों सहित प्राथमिक रूप से 132 केवी लेबल से नीचे अंतर्राज्य 

पारेषण प्रणाली ( आईएसटीएस और 66 केवी लेवल से नीचे अंतरा राज्य पारेषण प्रणाली ( इंटरा एसटीएस) को आयोजना से संबंधित 


. 


. 


( iii ) इस मैनुअल में आयोजना सिद्धांत . विभिन्न निकायों से आवश्यक सूचना. स्वीकार्य सीमाएं. विश्वसनीयता मानदंड. प्रणाली अध्ययनों 

के व्यापक कार्य क्षेत्र ( संभावनाएी. मॉडलिंग और विश्लेषण शामिल होते और पारेषण आयोजना के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं । 
33.2 प्रपोन्पना 

(1) ये आयोजना संबंधी मानदंडकेंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन्हें जारी करने की तारीख अर्थात 01 फरवरी 2013 से लागू होंगा 
[i) ये मानदंड उपर्युक्त तारीख के बाद योजनाबद्ध की गई सभी नई पारेषण प्रणालियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 
[ i) मौजूदा और पहले से योजनाबद्ध पारेषण प्रणालियों की समीक्षा इन आयोजना मानदंडों के प्रावधानों के संदर्भ में की जाए। जहां कहीं 

भी आवश्यक और संभव है . प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए अतिरिक्त प्रणाली की योजना बनाई जाए। अतिरिक्त प्रणाली के 

कार्यान्वयन तक उपयुक्त रक्षा तंत्र लागू किया जाए। 
333 अषोचना सिद्धांत और सामान्य दिशानिर्द 

1 पारेषण प्रणाली विद्युत आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण लिंक निर्मित करती हैं । पारेषण प्रणाली विद्युत के लोत उत्पादक) और 

खपत लोड सेंटर के बीच इंटर- कनेक्शन सेवा प्रदान करती है । भारतीय प्रसंग में पारेषण प्रणाली को अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली 
आईएसटीएस ) और अंतराराज्य पारेषण प्रणाली [ इंटरा एसटीएस ) के रूप में व्यापक तौर पर श्रेणीकृत किया गया है । 
आईएसटीएस राष्ट्रीय ग्रिड की उपरी सतह है. जिसके नीचे इंटरा एसटीएस लाइनें डाली जाती हैं। विद्युत प्रणाली का सुचारू रूप से 
प्रचालन इन प्रणालियों में से किसी भी प्रणाली में कोई गड़बड़ी होने से बुरी तरह प्रभावित होता है । अत: आईएसटीएस और इंटरा 
एसटीएस की आयोजना के लिए यहां विहित किए गए मानदंडों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। 
पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण सामान्यत : पान निकायों द्वारा प्रस्तुत की गई दीर्घकालिक आवश्यकताओं अर्थात विद्युत की मांग 
में वृद्धि , उत्पादन क्षमताअभिवृद्धि आदिको पूरा करने के लिएकिया जाता है। इसके अलावा प्रणाली का सुट्टीकरण प्रचालनात्मक 
बाधाओं के संबंध में प्राप्त फीडबैक और बिजल लेने वालेनिकायों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना चाहिए। 
पारेषण सेवा की मांग करने वाले दीर्घकालिक आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीटीयूएसटीयू को अपनी अंत से अंत तक 
कीआवश्यकताएं अग्निम तौर पर प्रस्तुत करें, जिससे कि अपेक्षित पारेषण समता उपलब्ध कराई जा सके और कंजेशन एवं अमानक 
या बेकार परिसंपत्तियों की स्थिति को न्यूनतम किया जा सके । 
पारेषण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ-साथबिजली कंपनियां पारेषण परिसंपत्तियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समय को ध्यान 
में रखते हुए अपनी पारेषण आवश्यकता के बारे में अग्रिम तौर पर जानकारी देगा पारेषण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से यह भी अपेक्षित 
है कि वे अपनी पारेषण आवश्यकताओं के लिए उचित आधार जैसे कि अपनी उत्पादन सुविधा का आकार और पूर्ण करने की समय 
अनुसूची . ईपीएस पर आधारित मांग और पारेषण सेवा प्रभार वहन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करेंगे। 
जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के इवेमुएशन के लिए पारेषण प्रणाली की आयोजना चिह्नित की गई उत्पादन परियोजनाओं 
और उनकी विद्युत क्षमता को भान में रखते हुए नदी बेसिनबार तैयार की जाएगी। 
अत्यधिक बाधित क्षेत्रों जैसे गहन शहरी/ अर्धशहरी क्षेत्र , बहुत दुर्गम क्षेत्र आदि के मामले में पारेषण कॉरिडोर की आयोजना 
मागाधिकार और लागत के अनुकूलन की दृष्टि से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए। यह कार्य अंतिम 
प्रणाली के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक वोल्टेज स्तरों को अपनाते हुए और आरंभिक चरण में एक स्तर नीचे प्रचालन करते हुए 
किया जाए या भविष्य में स्ट्रिनिंग सर्किट के लिए मल्टी सर्किट का इस्तेमाल करते हुए अथवा एचबीडीसी, जीआईएस आदि जैसी 

नई प्लोद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया जाए। 
M विद्युत अधिनियम की धारा के अनुरूप एसटीयू इंटरा एसटीएस की आयोजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी । 

इसके लिए वह एसटीयू ग्रिड से जुड़े । जुड़ने वाले वितरण लाइसेंसधारकों और अंतराराज्य उत्पादकों के साथ समन्वय स्थापित करते 
हुए कार्य करेंगी । आईएसटीएस आयोजना के प्रयोजन से एसटीयू सिंगल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगी तथा राज्य के उत्पादन 
स्टेशनों से विद्युत के इम्यूएशन, डिसकॉम की आवश्यकताओं को पूरा करने और आईएसटीएस योजनाओं के अनुरूप आईएसटीएस 

से विद्युत प्राप्त करने के लिए सभी अंतराराज्य निकायों की ओर से जिम्मेदार होगी। 
( सामान्यतया , विभिन्न अंतराराम्य निकायों को बिजली की आपूर्ति अंतराराज्य नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी। केवल असाधारण 

परिस्थितियों में ही लोड सेवा प्रदान करने वाले अंतरारान्य निकाय को एसटीयू की सिफारिश पर आईएसटीएस के साथ सीधे 
इंटरकनेक्शन की अनुमति दी जा सकती है. बशर्ते कि ऐसा कोई निकायमा लेखांकन सहित नया अधिकार से जुड़े सभी मामलों के 
प्रयोजन से अंतरारान्य निकाय के रूप में कार्य जारी रखेगा। ऐसी स्थिति में इस सीधे इंटरकनेक्शन का इसतेमाल अन्य अंतरारान्य 
निकाय निकायों ) द्वारा भी किया जा सकता है । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इसके अलावा , राज्य पारेषण युटिलिटी ( एसटी अपनी दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए पारेषण कॉरिडोर और नए सब स्टेशनों 
के लिए भूमि का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए शहरी आयोजना एजेंसियों, विशेष आर्थिक जोन एसईजेड) के विकासकर्ताओं, 
औद्योगिक विकासकर्ताओं आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगा । 
प्रणाली मानदंड और प्रणाली घटकों की लोडिंग विहित सीमाओं के भीतर रहेंगे। पारेषण प्रणाली की पर्याप्तता का परीक्षण 
आयोजना मानदंड मैनुअल में यथाविहित अलग- अलग व्यवहार्य लोड उत्पादन परिदृश्य के लिए किया जाना चाहिए। 
प्रणाली की आयोजना इस मैनुअल के आगामी पैराग्लाफों में विसतार से दी गई सामान्य के साथ-साथ अधिक संभावना वाली 
विश्वसनीय आकस्मिकता आकस्मिकताओं दोनों के अधीन व्यवहार्य सीमाओं में प्रचालित करने के लिए तैयार की जाएगी। 
तथापि , प्रणाली में अधिकतम आकस्मिकताओं का अनुभव किया जा सकता है. जो यदा-कदा ही होती हैं और प्रणाली की आयोजना 
ऐसीआवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं की जा सकती है । ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम / दुर्लभ 
परंतु विश्वसनीय आकस्मिकताओं की समय- समय पर पहचान की जानी चाहिए और उपयुक्त रक्षा तंत्र जैसे लोड शेडिंग . उत्पादन 
की रि -शिस्यूलिंग. आइलेडिंग प्रणाली सुरक्षा संबंधी योजनाओं आदि की रूपरेखा तैयार की जाए. जिससे कि उनके प्रतिकूल प्रभाव 

को समाप्त किया जा सके । 
४ ) पारेषण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जाए। ये विकल्प लागत , विश्वसनीयता, 

मागाधिकार संबंधी आवश्यकताओं, पारेषण हानियों, डाउन टाइम अपग्रेडेशन और रि-कंडक्टरिंग विकल्पों के मामले में ) आदि पर 
आधारित होगा। 

अगले उच्चतर वोल्टेज को अपनाने सहित मौजूदा प्रणाली में ओवर लोडिंग से बचने के लिए नई पारेषण लाईनों सब 
स्टेशनों की संख्या में वृद्धिा 
विद्युत अंतरण समता बढ़ाने के लिए मौजूदा और नई पारेषण प्रणालियों में श्रृंखलाबद्ध केपेसिटर. एफएसीटीएस उपकरणों 
और फेज-शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मरों का अनुप्रयोगा 
उसी मार्गाधिकार का प्रयोग करते हुए तुलनात्मक रूप से अधिक वोल्टेज के लिए मौजूदा एसी पारेषण लाईनों का 
अपग्रेडेशना 
तुलनात्मक रूप से उच्च एमपेसिटी कंडक्टरों के साथ मौजूदा एसी पारेषण लाईन की रि -कंडक्टरिंगा 

मल्टी -वोल्टेज लेवल और मल्टी - सर्किट पारेषण लाईनों का प्रयोगा 
___ लागत और मार्गाधिकार के अधिकतम अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए अर्धशहरी। शहरी क्षेत्रों में संकीर्ण आधार वाले टावरों 

और पोल टाईप टावरों का प्रयोगा 

एचबीडीसी पारेषण प्रणाली का प्रयोग - पारंपरिक के साथ -साथ वोल्टेज स्रोत कंवर्टर बीएससी) आधारित दोनों 
- जीआईएसाहाइब्रिड स्विचगियर का प्रयोग शहरी, टवी , प्रदूषित क्षेत्रों आदि के लिए 
7 महत्वपूर्ण लोड वाले उपभोक्ता जैसे रेलवे , मेट्रो रेल , एयरपोर्ट , रिफाइनरी, भूमिगत खानों, स्टील प्लांटों , स्मेल्टर प्लांटों आदि को 

संबंधित एसटीयू के साथ समन्वय स्थापित करते हुए. जहां तक संभव हो . दो अलग - अलग स्रोतों से आपूर्ति की व्यवस्था और 

100 % प्रतिशत रिउंडेंसी के साथ ग्निड के साथ अपने इंटरकनेक्शन की योजना बनानी होगी। . 
Bir) योजनाबद्ध पारेषण समताएं निश्चित होंगी और यदि एक ही दिशा में अधिक मात्रा में विद्युत पारेषण की मांग पहले से कोई 

योजना बनाए बिना की जाती है. तो वहां कंजेशन की समस्या हो सकती है। 
for ) नए सब स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए उपयुक्त संचार प्रणाली की योजना सीटीयूएसटीयू द्वारा तैयार की जाए तथा 

सीटीयूएसटीयू उत्पादन विकासकर्ताओं द्वारा उसका कार्यान्वयन किया जाए, जिससे कि वे कमीशनिंग के समय तैयार हो जाएं। 
स्विर स्टेट और ट्रॉबिएंट स्टेट बर्ताव के लिए मानदंड 
सामान्य मितः प्रणाली की योजना सामान्य के साथ- साथ तुलनात्मक रूप से अधिक संभाव्य विश्वसनीय आकस्मिकता ( आकस्मिकताओं) 
( एन- 1. एन -1. एन -1 -1) दोनों के अंतर्गत स्वीकार्य सीमाओं में प्रचालन के लिए तैयार की जाएगी । निड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 
अधिकतम / दुर्लभ परंतु विश्वसनीय आकस्मिकताओं की समय- समय पर पहचान की जानी चाहिए और उपयुस्त रक्षा तंत्र जैसे लोड शेडिंग , 
उत्पादन की रि - 

शिलिंग आइलैडिंग प्रणाली सुरक्षा संबंधी योजनाओं आदि की रूपरेखा तैयार की जाए, जिससे कि उनके प्रतिकूल प्रभाव को 
समाप्त किया जा सके । 
स्वीकार्वसामान्य औरबपातकालीन सीमाएं : सामान्य वर्मल रेटिंग और सामान्य वोल्टेज रेटिंग. वोल्टेज सीमाएं उपस्कर की सीमाओं का 
प्रतिनिधित्व करती हैं , जिन्हें लगातार आधार पर बनाए रखा जा सकता है और आपातकालीन धर्मल रेटिंग और आपातकालीन वोल्टेज सीमाएं 
ऐसीडपस्कर सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती है , जिन्हें तुलनात्मक रूप से अल्पावधि उपस्कर की डिजाईन के आधार पर एक घंटा से 2 घंटा) 
के लिए बर्दाश्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रयोग की जाने वाली सामान्य और आपातकालीन रेटिंग नीचे दी गई हैं : 
क ) वर्मतीमाएं किसी पारेषण लाईन के लिए लोडिंग सीमा इसकी धर्मल लोडिंग सीमा होगी । किसी लाईन की धर्मल लोडिंग सीमा का 
निर्धारण परिवेशी तापक्रम . अधिकतम स्वीकार्य सुचालक तापक्रम. हवा की गति . सौर विकिरण , अवशोषण कोफिसिएंट . एमीसिविटी 
कोफिसिएंट आदि पर आधारित डिजाइन मानदंडों द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सुचालकों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की 
लाईन कंफीगरेशन के लिए अधिकतम स्वीकार्य धर्मल लाईन लोडिंग पारेषण आयोजना मानदंडों पर आधारित मैनुअल में दी गई हैं। 
• पारेषण लाईनों के विभिन्न प्रकार के कंडक्टरों की डिजाईन . कंडक्टर के अधिकतम प्रचालन तापक्रम, मागाधिकार के अधिकतम 

सदुपयोग . लाईन की हानियों , लागत और विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं आदि पर आधारित होनी चाहिए। 
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• किसी इंटर कनेटिग ट्रांसफॉर्मर आईसीटी ) के लिए लोडिंग सीमा इसकी नेम प्लेट रेटिंग होगी। तथापि , आयोजना के दौरान ऐसे 

प्रवाह. जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता , के लिए 100 का मार्जिन रखा जाए। 
• आयोजना के प्रयोजन से आपातकालीन धर्मल सीमाएं सामान्य थर्मल सीमाओं के 1107 के समतुल्य होंगी। 
ख) वोल्टेज सीमाएं : स्थिर स्टेट वोल्टेज सीमाएं नीचे दी गई हैं . तथापि आयोजना चरण में वोल्टेज सीमाओं में [+-12 % का मार्जिन रखा 
जाए 


सामान्य 

765 


बोन्टेन किंची . .. 

सामान्य टिंग 
| अधिकतम 

नतम । 
800 

728 
420 

380 
245 

207 
245 

198 
145 

122 
123 
| 725 


2 


॥ 


अपानकातीन रेटिंग 
अधिकतम 

न्यूनतम 

713 
420 

372 
245 

202 
245 | 194 
145 

119 
123 

7 
72. 
5 

59 


220 


132 
110 
66 


99 


अचानक से लोड अस्वीकृति के कारण अस्थापी अधिक वोल्टेज सीमाएं : 
i) 800 केंची प्रणाली 1.4 p.u. पीक फेल टू न्यूट्रल [ 653 केवी = 1 p.u. ] 
ii) 420 केवी प्रणाली 1.5 p .u . पीक फेज टू न्यूट्रल [ 343 केवी = 1p .u. ] 
iii) 245 केवी प्रणाली 18p .u . पीक फेज टू न्यूट्रल [ 200 केवी = 1p .u. ] 
iv) 145 केवी प्रणाली 1.8p .u . पीक फेज टू न्यूट्रल [118 केवी = 1p. u. 
v) 123 केवी प्रणाली 1.8p . u. पीक फेज टू न्यूटुल [ 100 केबी = 1 p .u. ) 
vi ] 72 .5 केवी प्रणाली 1.3 p.u. पीक फेन टू न्यूटुल [59 केवी = 1 p .u.] 
स्विचिंगवर वोल्टेब सीमाएं 
i) 800 केवी प्रणाली 1.5p. u . पीक फेन टू न्यूटुल [ 653 केवी = 1p .u.] 

ii) 420 केवी प्रणाली 2 .5p.u. पीक फेज टू न्यूट्रल (343 केबी = 1 p. u .] 
[i ) विश्वसनीयता मानरंट 

किसी भी अस्मिता के बिना प्रपाती के लिए मानरंड एन -01 
क ) प्रणाली का परीक्षण मैनुअल में यथा विहित सभी लोड जेनरेशन परिदृश्यों के लिए किया जाएगा । 
ख ) आयोजना के उद्देश्य से सभी उपस्कर अपनी सामान्य धर्मल लोडिंग और वोल्टेज रेटिंग सीमाओं में रहेंगे । 
ग ) निकटतम बसों के बीच कोणीय पृथक्करण 30 डिग्री से अधिक नहीं होगा। 

सिबत अस्मिकता के लिए मानरंड एन - 11 


स्विर स्टेट : 


को पारेषण प्रणाली में सभी उपस्कर निम्नलिखित घटकों में से किसी एक की हानि के साथ व्यवधान के बाद. परंतु लोड शोडिंग ! 
उत्पादन की रि - 

शिलिंग के बिना अपनी सामान्य थर्मल और वोल्टेज रेटिंग के साथ रहेंगे जिसे सिंगल आकस्मिकता अथवा एन -1 स्थिति 
कहा जाता है। 

- 132 केवी या 110 केवी / 220 केवी या 230 केवी / 400 केवी 765 केवी एसासी का आरटेज . 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- फिर सीरिन कैपेसिटर ( एफएससी) के साथ 400 केवी सिंगल सर्किट का आउटेज , 
- किसी इंटर-कनेक्टिग ट्रांसफॉर्मर ( आईसीटी ) का आउटेज, 
- एचबीडीसी बाईपोल के एक पोल का आरटेना 


ख ) ( एन -1] स्थितियों के अंतर्गत निकट्तम बसों के बीच कोणीय पृथक्करण 30 डिग्री से अधिक नहीं होगा। 

ट्रॉनिएंट स्टेट : 
सामान्यतया , परटबेंशन किसी ऐसे ट्रांजिएंट को प्रभावित करता है जो प्राकृतिक दृष्टि से ऑस्सीलेंटरी है. परंतु यदि प्रणाली स्थिर है. तो 
ऑस्सीलेशन नमहो जाएगा। पारेषण प्रणाली तब स्थिर होगी. जब इसे निम्नलिखित व्यवधानों में से किसी एक के अध्यधीन रखा जाएगा : 


क ) प्रणाली बस के निकट किसी 765 केवी लाईन पर लाउंड फाल्ट से स्थापी तीन फेज तक बनाए रखने में सक्षम होगी , जिन्हें 100ms से 

क्लियर किया जाना है । 
ख ) प्रणाली बस के निकट किसी 765 केवी लाईन पर ग्राउंड फाल्ट से स्थापी सिंगल फेज तक बनाए रखने में सक्षम होगी। तदनुसार 

टि युक्त फेज की सिंगल पोल ओपनिंग [100 ms) और असफल रि -क्लोजर डिट टाईम 1 सेकंड) के पश्चात फाल्ट वाली लाईन 
की 3-पोल ओपनिंग (100ms) पर विचार किया जाएगा। 
प्रणाली बस के निकट किसी 400 केवी लाईन पर ग्राउंड फाल्ट से स्थापी तीन फेज तक बनाए रखने में सक्षम होगी, जिन्हें 100 
ms से क्लियर किया जाना है । 
प्रणाली बस के निकट किसी 400 केवी लाईन पर ग्राउंड फाल्ट से स्थायी सिंगल फेज तक बनाए रखने में सक्षम होगी। तदनुसार 
श्रुटि युक्त फेज की सिंगल पोल ओपनिंग [100ms) और असफल रि - क्लोजर डिड टाईम 1 सेकंड) के पश्चात फाल्ट वाली लाईन 
की 3-पोल ओपनिंग [100 ms) पर विचार किया जाएगा । 
220 केवी/ 132 केवी नेटवर्क के मामले में प्रणाली 3 -पोल ओपनिंग मानते हुए 160ms : चन ) के फाल्ट क्लियरिंग टाईम के 
साथ किसी बस के निकट एक सर्किट पर स्थापी3 फेज फाल्ट के साथ स्थायी रहने में सक्षम होगी । 
प्रणाली एचबीडीसी कंचर्टर स्टेशन में फाल्ट होने पर स्थायी रूप से सुचारू बने रहने में सक्षम होगी. परंतु इसके परिणामस्वरूप 
एचवीडीसी बाईपोल के पोलों में से एक पोल का स्थायी रूप से आउटेज हो सकता है 
उत्पादन हानि की आकस्मिकता : सिंगल सबसे बड़ी उत्पादन यूनिट अथवा किसी महत्वपूर्ण उत्पादन यूनिट के आरटेन की 
आकसिमकता के अधीन प्रणाली स्थिर बनी रहेगी उम्मीदवार की महत्वपूर्ण उत्पादन यूनिट का विकल्प पारेषण योजनाकार पर 
छोड़ दिया जाता है । 

दूसरी अस्मिता मानदंड "एन- 1 - 17 
(क ) ऐसे परिदृश्य के तहत . जहां आकस्मिकता एन-1 पहले से ही घटित हो चुकी है. प्रणाली में निम्नलिखित में से कोई भी आगामी 
आकस्मिकता जिसे एन-1- 1 स्थिति कहा गया है।. घटित हो सकती है: 
क ) प्रणाली बस के निकट किसी765 केवी लाइन पर अस्थायी सिंगल फेज से ग्राउंड फाल्ट तक बनाए रखने में सक्षम होगी। तदनुसार ब्रुटि 

युक्त फेज की सिंगल पोल ओपनिंग [100ms) और सफल रि - क्लोजर डिड टाईम 1 सेकंड) पर विचार किया जाएगा। 
ख ) प्रणाली बस के निकट किसी 400 केवी लाईन पर स्थापी सिंगल फेज से ग्राउंड फाल्ट तक बनाए रखने में सक्षम होगी। तदनुसार 

श्रुटि युक्त फेज की सिंगल पोल ओपनिंग (100ms) और असफल रि -क्लोजर डिड टाईम 1 सेकंड) के पश्चात फाल्ट वाली लाईन 
की :-पोल ओपनिंग [ 100ms) पर विचार किया जाएगा 


ग) 220 केवी/ 132 केवी नेटवर्क के मामले में प्रणाली 3 -पोल ओपनिंग मानते हुए 160ms ( चक्र के फाल्ट क्लियरिंग टाईम के साथ 

किसी बस के निकट एक सर्किट पर स्थापी 3 फेज फाल्ट के साथ स्थायी रहने में सक्षम होगी। 
ऊपर बताई गई एन-1-1 आकस्मिकता की स्थिति में यदि वहां कोई अस्थायी फाल्ट होता है. तो प्रणाली को फाल्ट दूर करने के बाद 
दुसरे घटक की हानि नहीं होगी. परंतु प्रणाली उस व्यवधान को सफलतापूर्वक सहन कर लेगी। 
स्थापी फाल्ट के मामले में , प्रणाली को फाल्ट दूर करने के परिणामस्वरूप दुसरे घटक की हानि होगी और तत्पश्चात सिनोनिज्म की 
हानि किए बिना नए स्टीडी राज्य तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस नए राज्य में प्रणाली मानदंड अर्थात वोल्टेज और लाईन 
लोडिंग) आपातकालीन सीमाओं से अधिक नहीं होगी , तथापि वहां लोड शेडिंग । उत्पादन की रि-शिम्यूलिंग की आवश्यकता हो 

सकती है. जिससे कि प्रणाली मानदंडों को सामान्य सीमाओं के भीतर लाया जा सके । 
शिरसाव रेजिपती संबड उतारन के लिए मानदंड 
निंड के साथ रेडियल रूप से उत्पादकों अथवा उत्पादकों के किसी समूह को जोड़ने वाली पारेषण प्रणाली के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू 
होंगे : 
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क ) रेडियल प्रणाली ऊपर बताए अनुसार एन - 1 विश्वसनीयता को प्राप्त करेंगी। 
ख ) आगामी आकस्मिकता अर्थात ऊपर बताए अनुसार एन -1-1 के मामले में रेडियल प्रणाली के लिए केवल अस्थायी फाल्ट पर ही विचार 

किया जाएगा। 
ग ) यदि एन-1 -1 आकस्मिकतास्थापी प्रकृति की है या किसी व्यवधान आकस्मिकता के कारण ऐसे उत्पादकों उत्पादक समूह का मुख्य 
ग्रिड से कनेक्शन कट जाता है. तो शेष मुख्य निड उत्पादन की हानि के पश्चात सिक्कोनिज्म की क्षति के बिना किसी स्टीडी रान्य तक 
आसानी से पहुंच जाएगी। इस नए राज्य में प्रणाली मानदंड आपातकालीन सीमाओं से अधिक नहीं होंगे, तथापि वहां लोड शेडिंग / 
उत्पादन की रि -शिम्यूलिंग की आवश्यकता हो सकती है. जिससे कि प्रणाली मानदंडों को सामान्य सीमाओं के भीतर लाया जा सके । 
अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और बोचना संबंधी मानदंड 
। प्रतिक्रियाशीलबियतिनि : प्रतिक्रियाशील विद्युत क्षतिपूर्ति जैसे कि शंट कैपेसिटर . शंट रिएक्टर (बस रिएक्टर अथबा लाईन 

रिएक्टर , स्टेटिक वीएभार कंपेनसेटर, फिक्स्ट सीरिज कंपेनसेंटर. वैरिएबल सीरिज कैपेसिटर (थायरिस्टर नियनित अथवा अन्य 

एफएसीटीएस उपकरणों की आवश्यकता का मूल्यांकन उपयुक्त अध्ययनों के माध्यम से किया जाएगा । 
किटविटर : लोड बिंदुओं के निकट लोड की प्रतिक्रियाशील विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जहां तक संभव हो , कम 
वोल्टेज वाली प्रणालियों में प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जाएगा. इस प्रकार उच्च वोल्टेज प्रणाली से निम्न बोल्टेज प्रणाली में 
वीएआर अंतरण की आवश्यकता से बचा जा सकता है। ऐसे मामलों. जहां प्रणाली आयोजना अध्ययनों में 132 केवी / 220 केवी वोल्टेज स्तर 
के नीचे वाले नेटवर्क का प्लतिनिधित्व नहीं किया जाता है. तो ऐसी स्थिति में लोड की प्लतिक्रियाशील विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए आवश्यक शंट केपेसिटर सिमुलेशन उद्देश्य से 132 केवी. 220 केवी बसों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 


यह संबंधित यूटिलिटी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी प्रणाली में उपयुक्त स्थानों पर शंट कैपेसिटर उपलब्ध कराकर लोड विद्युत घटक को 
यथासंभव उसके समतुल्य लाने का प्रयास करें। 400 / 220 केवी अथवा 400 /M32 केवी अथवा 220/M32 [अथवा 66 केवीआईसीटी से 
प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रवाह न्यूनतम होंगी जब ऐसी किसीआईसीटी के स्तर पर एचबी में वोल्टेज 0. 975pu की तुलना में कम होता है. तो 
ऐसी स्थिति में प्रतिक्रियाशील विद्युत आईसीटी के माध्यम से प्रवाहित होगी। इसी प्रकार जब आईसीटी के एचवी स्तर पर वोल्टेज 1 .025 pu 
की तुलना में अधिक होगा. तो आईसीटी के माध्यम से कोई भी प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। ये मानदंड एन स्थितियों में लागू 
होंगे। 
( ब) अंटारिएपर :स्विचेबल बस रिएक्टरों को लाइनों के स्विचिंग - ऑफ का उपयोग किए बिना सीमाओं के भीतर बोल्टेज को नियंत्रित करने 
के लिए ईएचवी सबस्टेशन पर प्रदान किया जाएगा । जेनरेटरों की प्रतिक्रियाशील समता के पूरक के रूप में उत्पादन स्विचयार्ड में भी बस 
रिएक्टरों कालावधान किया जा सकता है। रिएक्टरों का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि स्थिर स्टेट स्थिति में रिएक्टरों को स्विच ऑन 
अथवा स्विच ऑफ करने से वोल्टेज में 50 से अधिक का परिवर्तन नहीं होगा । रिएक्टरों का मानक आकार ( एमबीएआर) निम्नानुसार है : 


बोन्टेन लेवल 


रिएस्टरों का मानक आकार एमबीएचार म ] 


400 केवी [ ph यूनिट) 


| 50 . 63. 80 and 125 [ 420केवी पर रेटित) 


765 केवी [ 1-ph यूनिट) 


| 80 and 110 ( 800 केवी पर रेटित ) 


सभी संभावित प्रचालन स्थितियों में वोल्टेज विनियमन संबंधी कार्रवाई निर्धारित सीमाओं के भीतर पूरी करने के पश्चात विद्युत आवृत्ति 
टेंपोररी ओवर वोल्टेज टीओवी) को नियंत्रित करने के लिएफिट लाईन रिएक्टर उपलब्ध कराए जाएं। अधिकतम वोल्टेज सीमाओं को 
बढ़ाए बिना यदिईएचवी लाईन को आवेशित करना संभव नहीं है. तो लाईन रिएक्टर स्विचेबल / नियंत्रित / फिक्स्ड) उपलब्ध कराए जाएं । 
रिएक्टरों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के संदर्भ में आवेशित सिरे पर पूर्व वोल्टेज को घटाने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। 
स्विचेबल लाईन रिएक्टरों के लिए दिशानिर्देश : लाइट रिएक्टरों की स्विचेबल के रूप में तब योजना बनाई जा सकती है . जब कभी भी 
रिएक्टर रिएक्टरों) के बिना वोल्टेज की सीमाएं ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज स्थितियों के लिए विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर बनी रहती हैं। 
[ग] स्थिर बीएआर प्रतिपूर्ति ( एसबीसी) : स्थिर वीएभार सतिपूर्ति एसबीसी) का प्रावधान आवश्यक होने पर वहां किया जाता है. जब 
विश्वसीनीय प्रचालन के लिए पावर स्विंग को नम करना और प्रणाली स्थिरता प्रदान करना आवश्यक होता है। स्थिरकंसेंटर की गतिशील 

रेंज का सदुपयोग यथासंभव स्टीडी स्टेट प्रचालन स्थिति में नहीं किया जाएगा। 
( i) सब - स्टेशन पोचना मानरंट 


किसी प्रणाली में ईएचवी सब स्टेशन के संदर्भ में आवश्यकताओं अर्थात किसी विशेष वोल्टेज स्तर के सब स्टेशन द्वारा सुजित किया जाने 
वाला कुल लोड . इसकी एमबीए समता, स्वीकार्य फीडरों की संरया आदि आयोजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं . जिससे कि उन्हें अगले 


__ 21 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
उच्चतर वोल्टेज स्तर वाले सब स्टेशन को अपनाने में लगने वाले समय के साथ -साथ लोड की विशेष मान्ना को पूरा करने के लिए आवश्यक 
सब-स्टेशनों की संख्या के बारे में अनुमान लगाने में सहायता मिल सके । इन तथ्यों को भान में रखते हुए किसी ईएचवी सब स्टेशन की 
आयोजना के लिए निम्नलिखित मानदंडनिर्धारित किए गए हैं : 
किसी नए सब स्टेशन बस पर अधिकतमशॉर्ट सर्किट स्तर सब स्टेशन की रेटित शॉर्ट सर्किट क्षमता के 80 % से अधिक नहीं होना चाहिए। 
20 % कामानिन रखने का विचार इसलिए किया जाता है कि जैसे -जैसे प्रणाली का विस्तार होता है. शॉर्ट सर्किट स्तर में होने वाली वृद्धि 
को पूरा किया जा सके । विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर स्विचगियर की रेटित किंग करेंट समता निम्नानुसार ली जाए : 
वोल्टेवतेत 

रेटिनाबममता 
| 132 केवी 

- | 25 केए। 31 .5 केए 
220 केवी 

31 .5 केए । 40 केए 
400 केवी | - | 

50 केए/ 63केए 
765 केवी 

40 केए। 50 केए 


जब कभी भी मौजूदा सब स्टेशनों के डिजाइन की गई सीमाओं से आगे चले जाने की संभावना हो , तो ऐसी स्थिति में मौजूदा सब स्टेशनों में 
शॉर्ट सर्किट स्तरों को सीमित करने के लिए बस के पृथस्करण. सीरिज रिएक्टर अथवा किसी नह प्लोद्योगिकी जैसे उपाय भी किए जा सकते 
है। सब स्टेशन के विभिन्न उपस्करों की रेटिंग इस प्रकार की जाएगी कि वे संबद्ध पारेषण लाईनों की लोडिंग सीमाओं को सीमित नहीं करेंगे। 
जब मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता नीचे तालिका के कॉलम ख] में दिएअनुसार अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है . तो किसी मौजूदा सब 
स्टेशन में ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने के बजाय किसी नए सब स्टेशन की योजना के लिए संभावना तलाश करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। 
विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर किसी सिंगल सब स्टेशन की क्षमता सामान्यतया नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( ग) में दी गई सीमाओं से अधिक 
नहीं होगी: 


बोन्टेन तैवत 


ट्रांसमिर रखना 


मोनदा रखता 


अधिकतम रखता 


( स ) 


765 केवी 


6000 एमबीए 


5000 एमबीए 


400 केवी 


1260 एमबीए 


2000 एमबीए 


220 केवी 


320 एमवीए 


500 एमबीए 


132 केवी 


150 एमवीए 


250 एमबीए 


किसी मौजूदा सब स्टेशन की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता बढ़ाते समय अथवा किसी नएस्टेशन की आयोजना तैयार करते समय सब स्टेशन के फाल्ट 
स्तर को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि फाल्ट स्तर कम है. तो वोल्टेज स्थिरता अध्ययन किए जाएंगे। 
इंटरकनटिगदांसफॉर्मरों आईसीटी) के आकार और संख्या की आयोजना इस ढंग से की जाएगी कि किसी भी सिंगल यूनिट के आउटेज से 
शेष बचे आईसीटी अथवा निचली प्रणाली पर ओवरलोड नहीं होगा । 
स्टक लेकर स्थिति से 220 केवी प्रणाली के लिए चार से अधिक फीडरों. 400 केवी प्रणाली और 765 केवी प्रणाली के लिए दो फीडरों से 
अधिक में बाधा उत्पन्न नहीं होंगी। 
नोट इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से यह सिफारिश की जाती है कि एआईएस और जीआईएस दोनों के साथ - साथ 

उत्पादन स्विचपाडौं के लिए निम्नलिखित बस स्विचिंग योजना अपनापी जाए : 
220 केवी 

___ - एक भाग में अधिकतम आठ ( 8) फीडरों के साथ उबल मेन अथवा उबल मेन और 

ट्रांसफर योजना । 
400 केवी और 766 केवी - एक और आधा लेकर योजना 
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(i ) पवन और सौर परियोजनाएं 

आईएसटीएस / इंटरा-एसटीएस के साथ तत्काल कनेक्टिवटी और आगे पारेषण आवश्यकता दोनों के लिए इवेम्युएशन प्रणाली की आयोजना 
हेतु अधिक इंजेक्शन के प्रयोजन से समता घटक निम्नानुसार लिए जाएं : 


वोल्टेज स्तर । एकीकरण स्तर 


400 केवी 


राज्य 


| 132 केवी / पृथक पवना सौर | 220 केवी | 

फार्म 


( समेकित रूप से 


" क्षमता घटक [ ४ ] 


75 


70 % 


* समय- समय पर संशोधित किया 
जाए। 


पवनासोर उत्पादन में विविधता को ध्यान में रखते हुए समता घटक किसी एग्रीगेशन बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम उत्पादन और उस ग्रिड 
बिंदु से जुड़े प्रत्येक पवन ऊर्जा मशीन / सोलर पैनल की क्षमता के बीजगणितीय योग का अनुपात है। जहां कहीं भी वास्तविक डेटा उपलब्ध 
हो . तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों , जहां डेटा उपलब्ध नहीं हैं . में समता घटक की गणना उपर्युक्त तालिका के अनुसार 
की जाए : 
“ एन-1 मानदंडों को आईएसटीएस / इंटरा एसटीएस ग्निड के साथ पवन सौर फामों के निकटतम संपर्क के लिए लागू नहीं किया जा सकता 
हेअर्थात यह फॉर्म को ग्रिड से जोड़ने वाली लाईन और ग्रिड स्टेशन में उपलब्ध स्टेप- अप ट्रांसफॉर्मरों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है । 
चूंकि किसी भी पवन ऊर्जा फार्म में विद्युत उत्पादन केवल उस स्थिति में संभव है. जब वायु का वेग अपेक्षित स्तर का हो . इस बात को ध्यान 
में रखते हुए निकटतम निंड प्वाइंट को विंड मशीन मशीनों) ! फार्म से जोड़ने वाली लाईनों की धर्मल लाईन लोडिंग सीमा का मूल्यांकन 12 
किलोमीट प्रति घंटा के पवन वेग को ध्यान में रखते हुएकिया जाए। पर्याप्त प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति करते हुए सभी प्रेषण परिदृश्यों के लिए 
उनके निंड इंटरकनेक्शनबिंदु पर पवन और सौर फार्म 0. 98 ( अवशोषण) का विद्युत घटक बनाए रखेंगे और प्रणाली अध्ययनों के लिए इस 

पर विचार किया जाएगा । 
( iv ) परमा विद्युत स्टेशन 

किसी परमाणु पावर स्टेशन से जुड़ी पारेषण प्रणाली के मामले में स्टार्ट अप विद्युत उपलब्ध करने के प्रयोजन से विद्युत आपूर्ति के दो स्वतंत्र 
स्रोत उपलब्ध होगा इसके अलावा स्टार्ट अप विद्युत लोत और उत्पादन स्विचयार्ड के बीच का कोण यथा संभव 10 डिग्री के भीतर बनाए 
रखा जाना चाहिए 
संवेदनशील पावर स्टेशनों अर्थात परमाणु पावर स्टेशनों के लिए इस्युएशन प्रणाली की आयोजना सामान्यतया बड़े लोडकेंद्रों में समाप्त 

किया जाएगी, जिससे आकस्मिकता की स्थिति में पावर स्टेशन की आइलैंडिंग को सुकर बनाया जा सके । 
( v) एचबीटीसी पारेष प्रभाती की अपोवना के लिए दिशानिर्देश 

बड़ी मात्रा में विद्युत [ 2000 मेगावाट से अधिक के लंबी दूरी 700 किलोमीटर से अधिक तक पारेषण के लिए एचबीडीसी बाईपोल के 
विकल्प पर विचार किया जाए। ए. सी . पारेषण कॉरिडोर . जहां लाइनें भारीविद्युत प्रवाह कुल 5000 मेगावाट से अधिक संचालित करती 
हैं . ऐसे में एचबीडीसी पारेषण का विचार ए . सी . पारेषण नेटवर्क को नियंत्रित और प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाए। 
किसी भी कंवर्टर स्टेशन पारंपरिक करेंट स्रोत प्रकार के लिए। में एमवीए में फाल्ट स्तर का एचबीडीसी पर विद्युत प्रवाह का अनुपात 
मैनुअल में उल्लिखित किसी भी लोड - जेनरेशन और आकस्मिक स्थितियों में 30 से कम नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों , जहां बहुत से 
एचवीडीसी बाइपोल पावर फीडिंग मल्टी इन फीड) कर रहे हैं. में आयोजना चरण पर उपयुक्त अध्ययन किए जाएं. जिससे कि कम्यूटेशन 

की विफलता से बचा जा सके । 
( vi ) बोन्टेन स्थिरता के लिए दिशानिरः 

वोल्टेज स्थिरता अध्यन : अध्ययन महत्वपूर्ण बसों में छा सिक्कोनस कंडेंसर सृजित कर लोड प्रवाह विश्लेषण कार्यक्रम का इस्तेमाल करते 
हुए किए जाएं. जिनमें विभिन्न प्रचालन स्थितियों में वोल्टेज में व्यापक परिवर्तन होने की संभावना है अर्थात बस प्रतिक्रियाशील विद्युत 
सीमाओं के बिना एक पीवी बस में परिवर्तित हो जाती है। इस बस का वोल्टेज अपेक्षित स्तर तक कम करके एमवीएभार उतपादन । 
अवशोषण की निगरानी की जाती है। जब वोल्टेज को किसी स्तर तक कम किया जाता है तो यह देखा जाए कि एमबीएआर अवशोषण 
वोल्टेज घटाने से अवशोषण बढ़ता नहीं है . बजाय इसके यह भी घट जाता है । वोल्टेज , जहां एमवीएभार अवशोषण जरा भी नहीं बढ़ता है . 
उसे क्यू -वी कर्व के नी प्वाइंट के रूप में जाना जाता है । क्यू - वी कर्व का नी प्वाइंट वोल्टेज अस्थिरता बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है । जीरो 
एमबीएभार के उर्ध्वाधर अक्ष से नी प्वाइंट की तिन दूरी एमबीएआर में मापी जाती है, जो कि वोल्टेज कोलेस्प होने की संभावना का 
एक संकेत है । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रत्येक बस ऊपर की गई चर्चा के अनुसार सामान्य के साथ - साथ सभी आकसिमक स्थितियों में स्मू -वी कर्व के नी प्वाइंट से ऊपर प्रचालित 

होंगी। वोल्टेज स्थिरता के संदर्भ में प्रणाली में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध होगा। 
[ vi) बोन - 3 सेटिंग के विचाराई स्थिानिक 


कुछ पारेषण लाइनों में ज़ोन-3 रिले सेटिंग इस प्रकार से की जा सकती है कि यह अत्यधिक लोडिंग की स्थिति में ट्रिप हो जाए। पारेषण 
यूटिलिटी को ऐसी रिले सेटिंग की पहचान करनी चाहिए और इसे ऐसे मान पर रिसेट करना चाहिए ताकि वे लाईन पर अत्यधिक लोडिंग के 
मामले में ट्रिपन हो। इस प्रयोजन के लिए एक्सट्रीम लोडिंग धर्मल करेंट लोडिंग सीमा के 1207 के रूप में लिया जाए और 0. 9 प्रति यूनिट 
वोल्टेज (अर्थात 400 केवी प्रणाली के लिए 360 केवी. 766 केवी प्रणाली के लिए 689 केबी) माना जाए। यदि उपर्युक्त स्थिति से निपटने 
के लिएरिले में जोन- 3 को सेट करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है. तो पारेषण लाइसेंसधारकास्वामी रिले के सेंटिंग प्राथमिक इंडेंस ) 
मान के साथ के . वि . प्ला .. सीटीयू एसटीयूऔर आरएलडीसीएसएलडीसी को सूचित करेंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए यथाशीघ्र उपाय 
किएजाएंगे और जब तक ऐसी लाईनों के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर लाईन लोडिंग सुनिश्चित नहीं हो जाती है. तब तक 0. 95pu वोल्टेज 
मानते हुए रिले इंपेंडेंस से यथा परिकलित सीमा बनी रहेगी. बशर्ते कि इसकी अनुमति उपयुक्त प्रणाली अध्ययनों के माध्यम से किए गए 

मूल्यांकनों के माध्यम से स्थिरता और वोल्टेज सीमा संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। 
3 . 4 पारंप बोचना बचपन 


3. 4. 1 पारंप बोचना के लिए अध्ययन र विश्लेषण 


आयोजना चरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण आवश्यकताओं तथा प्रणाली प्लबलन आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। यह 
निर्धारण विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों. आयोजना संबंधी मानदंडों और विनियमों को भान में रखते हुए विस्तृत प्रणाली अध्ययनों और 
विश्लेषणों के आधार पर किया जाता है । ये अध्ययन / विश्लेषण समस्या विशेष पर आधारित होते हैं अर्थात किसी विशेष कार्रवाई में केवल 
विश्लेषण / अध्ययनों का एक सबसेट ही आवश्यक हो सकता है। प्रणाली की आयोजना निम्नलिखित विद्युत प्रणाली अध्ययनों में से एक अथवा 
अधिक अध्ययनों पर आधारित होगी : 
i) विद्युत प्रवाह अध्ययन 

शॉर्ट सर्किट अध्ययन 
iii) स्थिरता अध्ययन ( ट्रांजिएंट स्थिरता और वोल्टेज स्थिरता सहित ) 
iv) ईएमटीपी अध्ययन स्विचिंग / डायनेमिक ओबर वोल्टेज. इंसुलेशन समन्वय आदि के लिए। 
[ " नोट : संबंधित लाईनें. जिनके लिए स्थिरता अध्ययन किए जा सकते हैं . का चयन लोड प्रवाह अध्ययनों के परिणामों के माध्यम से किया 
जाए। ट्रांजिएंट स्थिरताअध्ययनों के लिए संबंधित लाईनों का चयन / विकल्प पारेषण आयोजनाकार पर छोड़ दिया जाता है। सामान्यतया 
ऐसी लाईनों, जिनके लिए इसकी टर्मिनल बसों के बीच कोणीय अंतर एक सर्किट की आकस्मिकता के पश्चात 20 डिग्री से अधिक होता है . 
का चयन स्थिरता अध्ययनों के निष्पादन के लिए किया जाए। 


3. 4. 2 सिमुलेशन अध्ययनों के लिए विद्या प्रमाती मांडत 
3. 4. 2 .1 बोन्टेन स्तर पर विचार करना 
1. आईएसटीएस की आयोजना के प्रयोजन से : 


क ) पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिजिम के भागों के लिए आपबादिक रूप से , जिसे 132 केवी स्तर तक मॉडल डाऊन 

किया जा सकता है. को छोड़कर पारेषण नेटवर्क को 220 केवी स्तर तक मॉडल डाइन किया जाए। 
ख ) उत्पादन यूनिटों, जिन्हें 132 केवी अथवा 110 केवी पर स्टेप- अप किया जाता है . को सिमुलेशन के प्रयोजन से किसी 220/132 केवी 

ट्रांसफार्मर के जरिए निकटतम 220 केवी बस से जोड़ा जाए। किसी एक प्लांट के भीतर 50 मेगावाट से कम आकार वाली उत्पादन 
यूनिटों को एक सिंगल यूनिट के रूप में लंप और मांडल किया जाए. बशर्ते कि लंप की गई कुल स्थापित क्षमता 200 मेगावाट से कम 


ग) लोड को 220 केवी अथवा 132 केवी / 110 केवी, जैसा भी मामला हो , पर लंप किया जाए। 
इंट्रा- एसटीएस प्रणाली की आयोजना के प्रयोजन से पारेषण नेटवर्क को 66 केवी स्तर अथवा उस वोल्टेज स्तर तक मॉडल डाइन किया जाए. 
जो डिसकॉम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । एसटीयू भी आवश्यक होने पर तुलनात्मक रूप से छोटी उत्पादन यूनिटों की मॉडलिंग पर विचार कर 
सकती हैं। 
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3:422 पासप अपोजना के लिए समय अंतरात 
(i) पारेषण क्षेत्र से जुड़े घटकों के लिए कमीशनिंग की संकल्पना में सामान्यतया 3-5 वर्ष कासमय लगता है. केपेसिटर.रिएक्टर . ट्रांसफॉर्मर आदि 

के सुट्टीकरण के लिए लगभग 3 वर्ष और नई पारेषण लाईनों अथवा सब सटेशनों के लिए लगभग 45 वर्ष का समय लगता है । अत: 

पारेषण योजनाओं की पुष्टि के लिए प्रणाली अध्ययन 3-5 वर्ष के समय अंतराल के साथ किए जाएं। 
( ii ) वर्ष के समय अंतराल के लिए मैनाल में दिए गए लोड उत्पादन परिदृश्यों के अनुरूप बेस केस मॉडल तैयार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। 

इन मांडलों का परीक्षण इस मैनुअल में दिए गए संगत मानदंडों को लागू करते हुए किया जाए। 
3. 4.3 तोड - उतारन परिहाय 

लोड उत्पादन परिदृश्यों की गणना इसटंग से की जाएगी. ताकि लोड की मांग और उत्पादन की उपलब्धता में दैनिक आधार पर और मौसम के 

आधार पर होने वाले जटिल उतार- चढ़ावों को सारगर्भित ढंग से प्लतिबिंबित किया जा सके । 
3 :44 तोड मांग 
3.4. 4.1 सक्रिय विद्युत मेगावाट माँ 

प्रणाली की पीक मांग राज्यवार . सेन्लीय और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवीनतम इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस रिपोर्ट 
__ पर आधारित होंगी। तथापि , इन्हें पिछले तीन [ ) वर्ष की वास्तविक लोड वृद्धि के आधार पर मांडरेट किया जाए। 
ii. अन्य अवधियों में लोड मांग मौसम पर आधारित उतार- चढ़ाव और न्यूनतम लोडा का निर्धारण वार्षिक पीक मांग और लोड में उतार- चढ़ाव के 

पिछले पैटर्न के आधार पर किया जाएगा। ऐसाडेटा उपलब्ध न होने की स्थिति में लोड मांग में मौसम के आधार पर उतार - चढ़ाव को मैनुअल 

में दिए अनुसार लिया जा सकता है । 
iii. सिमुलेशन करते समय , यदि पीक लोड के आंकड़े पीक उत्पादन की उपलब्धता की तुलना में अधिक हैं . तो उपलब्धता के अनुरूप लोड को उचित 

ढंग से स्टेशनवार समायोजित किया जाए। इसी प्रकार सिमुलेशन करते समय. यदि पीक उपलब्धता पीक लोड की तुलना में अधिक है . तो यथा 

व्यवहार्य सीमा तक उत्पादन, प्रेषण को उपयुक्त ढंग से घटाया जाए, जिससे कि अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण उच्च बना रहे । 
iv . व्यवहारिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान लोड में होने वाले उतार- चढ़ावों पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा : 

क . वार्षिक पीक लोड 
ख . सी . गर्मी और मॉनसून के लिए पीक लोड में मौसम आधारित उतार -चढ़ाव 
ग . मौसम आधारित लाईट लोड ( लाईट लोड परिदृश्य के लिए पंष्ट स्टोरेज प्लांट के मोटर लोड पर विचार किया जाएगा 


- 


- 


v. सब स्टेशनवार वार्षिक लोड डेटा . मेगावाट और एमबीएआर दोनों राजकीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 
3 . 4 . 4. 2 प्रतिक्रियाशीत बिधुत ( एमबीएबार) 
i . ईएचवी पारेषण प्रणाली की आयोजना में प्रतिक्रियाशील विद्युत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसलिए क्षेत्रवार अथवा 

स्टेशनबार आधार पर प्रतिक्रियाशील विद्युत मांग का पूर्वानुमान लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है. जितना कि क्रियाशील विद्युत का 
पूर्वानुमाना इस पूर्वानुमान के लिए निश्चित रूप से विभिन्न सब स्टेशनों पर प्रतिक्रियाशील विद्युत मांग से संबंधित पर्याप्त डेटा के साथ -साथ 
प्रतिक्रियाशील विद्युत की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक योजनाओं की आवश्यकता होगी । 
एक अधिकतम अनुकूल आईएसटीएस के विकास के लिए एसटीयू को मौसम आधार पर मेगावाट और एमवीएआर में स्टेशनवार अधिकतम 
और न्यूनतम मांग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। ऐसे डेटा के अभाव में 220 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर लोड पावर 
फैक्टर पीक लोड स्थिति के दौरान 0. 95 lag और लाईट लोड स्थिति में 0. 98 lag माना जाए। एसटीयू विद्युत घटक को 132 केवी और 

220 केवी वोल्टेज स्तर के समीप लाने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति करेंगी। 
3 . 4 .5 उतारन प्रेषण और मांउतिब 


i. 


अखिल भारतीय आधार पर लोड उत्पादन परिदृश्यों के विकास के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर पीकिंग उपलश्यता की गणना मैनुअल 
में दी गई शतों के अनुसार की जाए। 
नई पारेषण लाईनों और सब स्टेशनों की आयोजना के लिए गर्मी, मॉनसून और शीतकालीन मौसमों के अनुरुप पीक लोड परिदृश्यों का 
अध्ययन किया जाए। इसके अलावा लाईट लोड परिदृश्यों जहां पंण्ड स्टोरेज स्टेशन मौजूद हैं . वहां पंपिंग लोड पर विचार करते हुए का भी 
आवश्यकता के अनुसार अध्ययन किया जाए। 
पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणालियों के विकास हेतु उपयुक्त पारंपरिक प्रेषण परिदृश्यों के 
साथ -साथ उच्च पवनासौर उत्पादन इंजेक्शन का भी अध्ययन किया जाए। ऐसे परिदृश्यों में नवीकरणीय ऊर्जा तय करने वाले राज्यों के 
अंतरारान्य उत्पादन स्टेशन को वैकल्पिक सहायता दी जाए. ताकि आईएसटीएस ग्निड पर पवन उत्पादन का प्रभाव न्यूनतम बना रहे । 


IILL 
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पचनासौर एकीकरण स्तर पर अधिकतम उत्पादन की गणना अध्याय 3 में दी गई शतों के अनुसार समता घटकों का इस्तेमाल करते हुए की 


जाए। 


" नोट : 


निको के अनुसार अपेक एमएलडीसी की यह निम्मेदारी है कि अपने लोग और वाहन को संतुलित करे और भारएलडीसी 
द्वारा जारी की गई अनुसूची का पालन करे तनुसार पदिनलीकरणीय सना होतो भारीमा पॉटोलिपो से उत्पादन में कोई 
उतार - ताल होता है. तो राम कोअपने पाररिक धर्मलिहाबलो उन्मादन पालांटों को बेङ गाउन करना चाहिए अयता 
आईएसजीएस प्लांटों से अपनी आहरण अनुसूची को संशोधित करना चाहिए और संशोधित अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन करना 
चाहिए। अंतराराज्य उत्पादन स्टेशन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन में उतार - चढ़ाव के आधार पर रेपिंग अपानकिंग 
डाइन में सक्षम होना चाहिए , ताकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की परिवर्तनीयता का आईएसटीएस निड पर प्रभाव न्यूनतम बना 

रहे । 
य इसके अलावा पवन सौर परियोजनाओं की परिवर्तनीयता का समाधान करने के लिए प्ततिक्रियाशील क्षतिपूर्ति . पूर्वानुमान और 

नवीकरणीय ऊर्जानियंत्रण केंद्रों की स्थापना की भी एसटीयू द्वारा योजना बनाई जाए। 
iv. विशेष क्षेत्रीय प्रेषण 
___ की जहां कहीं भी लागू हो . निम्न विद्युत घटक के साथ उच्च कृषि भार के अनुरुप विशेष प्रेषणा 

ख ) बड़े लोडकेंद्र के समीप किसी उत्पादन स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना । 
v . थर्मल यूनिटों कोयला, गैसडीजल और नाभिकीय ऊर्जा आधारित यूनिटों सहित) के मामले में आउटपुट के न्यूनतम स्तर ( एक्स -जेनरेशन बस . 

अर्थात सहायक खपत की निबल माला रेटित स्थापित क्षमता के 70 % से कम नहीं लिया जाएगा। यदि धर्मल यूनिटों को तेल की सहायता से 

संचालित करने के लिएप्रोत्साहित किया जाता है. तो उन्हें रेटित क्षमता के 25 % तक संचालित करने के लिए मॉडलिंग किया जा सकता है । 
vi. उत्पादन यूनिट को उसकी संगत समता कर्व के अनुसार संचालित करने के लिए मांसलेट किया जाएगा। समता कर्व के अभाव में जेनरेटर बसों 

के लिए प्रतिक्रियाशील विद्युत सीमाएं औरDJनीचे दिए अनुसार ली जा सकती हैं : 
क . थर्मल यूनिटें : D.m : = Fm : का600 और D. RM : का [ -1500 
ख . नाभिकीय यूनिटें : RM : = P का 60 और Omin = PM का [ -1503 

ग. जल विद्युत यूनिटें : = P का480 औरO DM का -1503 
ii . स्टीडी राज्य और ट्रांजिएंट राज्य अध्ययन के लिए अपनी मशीनों की मॉडलिंग हेतु मशीन क्षमता कर्व , जेनरेटर एक्साइटर, गवर्नर . पीएसएस 

मानदंडों आदि जैसे तकनीकी विवरण सीटीयू / एसटीयू द्वारा अपेक्षित प्रपन्न में उपलब्ध कराना सभी जेनरेटरों की जिम्मेदारी होगी। सीटीयू 

और एसटीयू राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करने के लिए यह सूचना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगी। 
3 . 4 .6 बॉर्ट सर्किट अध्ययन 
i) सिंक्रोनस मशीनों के फ्लेट प्ली - फॉल्ट वोल्टेज और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के साथ क्लासिकल पद्धति का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट 

सटि अध्ययन किए जाएंगे। 
ii) प्रणाली में विभिन्न बसों में अधिकतमशॉर्ट सर्किट स्तर के निर्धारण के लिए किसी प्लांट में सभी उत्पादन यूनिटों के एमबीए पर विचार 

किया जाए। शॉर्ट सर्किट के इस स्तर पर सब स्टेशन आयोजना के लिए विचार किया जाएगा। 
असमान फॉल्ट के लिए शॉर्ट सर्किट अध्ययन करने हेतु ट्रांसफॉर्मरों के वेस्टर ग्रुप पर विचार किया जाएगा। तीन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मरों के 
मामले में इंटर- बाइंडिंग रिएक्टेंस पर भी विचार किया जाएगा। किसी उत्पादन बस [11केवी. 133केवी. 21 केवी इत्यादि में शॉर्ट सर्किट 

का मूल्यांकन करने के लिए यूनिट और इसके जेनरेटर ट्रासफॉर्मर का अलग-अलग प्लतिनिधित्व किया जाएगा । 
iv) तीन फेज से ग्राउंड फाल्ट और सिंगल फेज से ग्राउंड फाल्ट दोनों के लिए शॉर्ट सर्किट स्तर की गणना की जाएगी । 

प्रणाली में शॉर्ट सर्किट स्तर पचालन स्थितियों के साथ बदलता रहता है . यह पीक लोड परिदृश्य की तुलना में लाईट लोड परिदृश्य के 
लिए कम हो सकता है. क्योंकि कुछ प्लांट ऑन -बार नहीं हो सकते हैं । विभिन्न लोड जेनरेशन आयात निर्यात परिदृश्यों में प्रणाली की 

सामर्थ को समझने के लिए केवल उन मशीनों की एमवीए पर विचार किया जाएगा जे उस परिदृश्य में आन -बार पर है । 
3 . 4 .7 अपोचना माचिन 


किसी बहुत बड़ी अंत : संबद्ध निड में निड के विभिन्न पॉकेटों में लोड उत्पादन संतुलन में उतार - चढ़ाव के कारण वास्तविक समय आधार पर 
ऐसा विद्युत प्रवाह उत्पन्न हो सकता है. जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है । इसके परिणामस्वरूप प्रचालन के दौरान पारेषण घटकों 
में ओवरलोडिंग हो सकती है. जिसका पूर्वानुमान आयोजना चरण पर अग्रिम रूप से नहीं लगाया जा सकता है । यह कुछ योजनाबद्ध पारेषण 
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घटकों की स्थापना में विलंब, योजनाबद्ध उत्पादन अभिवृद्धि में विलंबा त्याग अथवा अनुमानों के अनुसार विचलन में लोड वृद्धि के कारण 
घटित हो सकता है। ऐसी अनिश्चितताओं से बचा नहीं जा सकता है और इसलिए आयोजना चरण पर कुछ मार्जिन रखना ऐसी अनिश्चितताओं 
के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है । तथापि , इस बात की सावधानी रखने की आवश्यकता है कि पारेषण परिसंपत्तियां बेकार न 
पड़ी रहे । अत : आयोजना चरण पर निम्नलिखित आयोजना मार्जिन का प्रावधान किया जाए : 
मांगे गए दीर्घकालिक अभिगम की आवश्यकता के विरुद्ध निकटतम निट प्वाइंट तक किसी पावर स्टेशन से जुड़ी नई पारेषण लाईनों की 
आयोजना उत्पादकों के साथ परामर्श से उत्पादन स्टेशनों की ओवर लोड समता पर विचार करते हुए तैयार की जाए। 
प्रणाली सुट्टीकरण के लिए आवश्यक नई पारेषण समता अभिवृद्धि की आयोजना पारेषण लाईनों और ट्रांसफॉर्मरों की धर्मल लोडिंग सीमाओं 
में 10४ का मार्जिन रखते हुए तैयार की जाए। इसके अलावा अंतक्षेत्रीय लिंक में 157 का मार्जिन रखा जाए। 
आयोजना चरण पर वोल्टेज सीमाओं में लगभग + 27 का मार्जिन रखा जाए और इस प्रकार लोड प्रवाह अध्ययनों । एन- और एन - 1 
स्टीडी- राज्य स्थितियों के लिए ही) के अंतर्गत वोल्टेज स्तर नीचे दी गई सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाए : 

वोल्टेन किवी. .. श्रीचना माबिनचान 
सामान्य 

__ अधिकतम 
765 

785 

745 
400 4 12 

388 


(iv ) 


ततम 


240 


212 


220 


240 


203 


132 


142 


125 


110 
66 


119 

102 
7062 


Į 


आयोजना अध्ययनों में सभीट्रांसफॉर्मरों को सामान्य टैप पर रखा जाए और ऑन लोडटेप चेंजर ( ओएलटीसी) पर विचार न किया जाए। टेप 
के प्रभाव को प्रचालनात्मक मार्जिन के रूप में रखा जाना चाहिए। 
आयोजना चरण पर लोड प्रवाह अध्ययनों के प्रयोजन से नाभिकमी उत्पादन यूनिटें सामान्यतया लीडिंग पावर फैक्टर पर संचालित नहीं 
होंगी । आयोजना चरण पर कुछ मार्जिन रखने के लिए उत्पादन बसों के लिए प्रतिक्रियाशील विद्युत सीमाएं और RJनिम्नानुसार 
रखी जाएं : 


उतारन पनिट के प्रकार 


नाभिकीय यूनिट 


Rm : 10 . 50 XP 


Rmr = [-10 .10xPm 


थर्मल यूनिट 


x = 0 xFT 


RF[-10 :10 XP 


( नाभिकीय से इतर 
जल विद्युत यूनिटें 


RE: = 0 . 40XP 


RF[-10 . 20XPE 


उपर्युक्त के होते हुए भी प्रचालन के दौरान प्रणाली प्रचालक के अनुदेशों का अनुसरण करते हुए उत्पादन यूनिटें अपनी संगत समता कर्व के 

अनुसार लीडिंग पावर फेक्टर पर प्रचालित होंगी। 
3 .5 प्रोद्योगिकी विकत 


वर्ष 2017 - 22 की अवधि के लिए अब उपलब्ध विभिन्न प्लोद्योगिकी विकल्प नीचे दिए अनुसार हैं। इन विकल्पों पर समस्या विशेष के आधार 
पर विचार किया जाता है. अर्थात किसी विशेष कार्रवाई में केवल सीमित संख्या में ही कुछ विकल्प उपयुक्त हो सकते हैं 
- 220 केवी एसी, 400 केवी एसी. 765 केवी एसी. 1200 केवी एसी 
२ एचबीडीसी / यूएचबीडीसी [ +500 केवी. +600 केवी. 800 केवी) 

हाइब्रिड मॉडल ( एचबीटीसी प्रणाली के साथ एसी) 
उच्च सुचालक तापक्रम विकल्प के साथ उच्च समतालाईनें 
श्रृंखलाबद्धक्षतिपूर्ति , गतिशील प्रतिक्रिया विद्युत क्षतिपूर्ति - टीसीएससी, एसबीसी, स्टेटकाम / एफएसीटीएस 
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अध्याय - 4 


पारंप प्रभाती में नई प्रौद्योगिकियां 
4. 1 पारेषण माती लिएप्रोविकी विकत 
4.11 बेस मटेड मास्टेशनवडलीवाईए और हाइटिसटेशन ड ) 


गैस इंसुलेंटेड सब स्टेशन , सघनता, उच्च भूकंप संभावी क्षेलों, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र अथवा अत्यधिक ऊचाई वाली विपरीत परिस्थितियों में , 
आसानी से स्थापित, रखरखाव एवं संचालित की जानी वाली कई सुविधाएं प्रदान करता है जो कि शहरी सेन्नान्नों जहां पर भूमि की 
उपलश्चता एक मुख्य समस्याहे उनके लिए उपयुक्त है। एक हाइब्रिड मिश्नित सब स्टेशन उपकेंद्र को उन स्थानों के लिए जहां जगह की कमी 
एक समस्याहे तथा सब स्टेशन उपकेंड के नवीकरण और संवर्धन के लिए भी तकनीकी - आर्थिक उपाय के रूप में विचारकिया जा सकता है । 
एक जीआईएस तथा सब स्टेशन उपकेंद्र बाहरी अथवा भीतरी किसी भी प्रकार का हो सकता है । एक हाइब्रिड सब स्टेशन उपकेंड में बस 
बार वायु रोधित प्रकार का होता है । एक हाइब्रिड सब स्टेशन उपकेंद्र के स्विचगियर में एसएफ गैस इंसुलेटेड ढांचे में लगी कुछ अथवा सभी 
इकाइयां क्रियाशील होती हैं । एक हाइब्रिड सब स्टेशन उपकेंड के लिए पारंपरिक एआईएस से कम लेकिन जीआईएस से अधिक जगह की 

आवश्यकता होती है । हालांकि इनकी लागत जीआईएस से कम है । 
4.1 . 2 . रिपिटत सब स्टेशन 


पारंपरिक सब स्टेशन ( उपकेंद्र बिजली को नियंत्रित करने के लिए हमेशा से प्राथमिक उपकरणों जैसे सर्किट लेकर . पारंपरिक बिजली एवं 
वोल्टेज ट्रान्सफार्मरों एवं प्लोटेक्शन रिले के साथ कॉपर केबलावायरिंग पर ही निर्भर रहें हैं लेकिन डिजिटल प्रौद्योगिकियां, संचार एवं मानक 
डिजिटल उपकेंद्रों के विकास को आगे बढ़ा रही है। डिजिटल सब स्टेशन उपकेंद्र इंटेलिजेंट इलेक्ट्रानिक उपकरणों ( आईईडी) के साथ एकीकृत 
सूचना तथा संचार तकनीकी , गैर पारंपरिक उपकरण ट्रान्सफार्मरों ( एनसीआईटी). इकाईयों के विलयन तथा उन प्लास्थित माप इकाइयों को 
जो बस प्लकिया एवं स्टेशन बस वास्तुशिल्प की प्लक्रिया से इंटरफेस द्वारा जुड़े हुए है. उन सबको शामिल करती है । एनसीआईटीज एक सब 
स्टेशन उपकेंद्र को दोयम दर्जे की वायरिंग को प्रतिस्थापित कर तथा खुले सीटी सर्किटों वर्तमान ट्रान्सफार्मरों) से जुड़े हुए खतरों तथा 
सामान्य विद्युत जोखिमों को समाप्त करते हुए आसान , सस्ता , छोटा , अधिक कार्यकुशल तथा सुरक्षित बनाता है । विद्युत उपकरण जैसे सर्किट 
बेकरों , ट्रान्सफार्मरों तथा कैपेसिटर बैंकों के लिए आईईटी एक माइकोप्लोसेसर आधारित सुरक्षा एवं नियन्त्रक उपकरण है। फाइबर ऑष्टिक 
केबलों के द्वारा संचार , समरूप सिंगनलों का प्रयोग करते हुए. सुरक्षा, विश्वसनीयता , लचीलेपन एवं उपलब्धता को बढ़ाते हुए तथा लागत, 
खतरे एवं पर्यावरण दुष्प्रभावों को कम करते हुए पारंपरिक कॉपर कनेक्शनों को बदल देगा। तुल्यांकन डिजिटल उपकेंद्रों का एक बहुत ही नाजुक 
पहलू है । 


डिजिटल सब स्टेशन उपकेंड वियत ग्रिड में दक्षता तथा सुरक्षा और प्रणाली दृश्यता में सुधार करेगा। एक डिजिटल सब स्टेशन उपकेंड एक 
स्मार्ट ग्रिड को सक्षम बनाने का प्रमुख घटक है। सबस्टेशन के डिजिटाइजेशन में प्रोसेस -बस जैसे वास्तुशिल्प को अपनाया जा सकता है। आईईसी 
61850- 9-2 आधारित प्लोसेस - बस का उपयोग पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली कॉपर केबलों को फाइबर ऑप्टिक केबलों से 
प्रतिस्थापन की सुविधा देता है तथा सामान्य प्रोटोकॉल का प्रयोग विभिन्न इंटेलीजेंट इलेक्ट्रानिक उपकरणों को अपने बीच संचालन की 
अनुमति देता है । प्रोसेस-बस वास्तुशिल्प भविष्य में रखरखाव व रूकावटों को दूर करना आसान बना देगा तथा किसी भी मंकि पर इसमें लगने 
वाला मरम्मत का समय भी अत्यधिक कम होगा। 


4 . 1 . 3 निजित स्विचिब उसकस रिवाइस ) 


सर्किट ब्रेकरों की अनियमित अदला -बदली का परिणाम वोल्टेजों पर उच्च चलायमान अथवा बिजली का उच्च अंर्तबाह हो सकता है। ये 
अंर्तवाह सभी स्टेशनों और नेटवर्क उपकरणों पर दबाव उत्पन्न करते हैं । बिजली प्रणाली आवश्यकता के अनुसरण में 400 केवी एवं उससे 
उच्चश्रेणी के वोल्टेज , नियनित स्विचिंग उपकरणों (पीआईभारIPIR के विकल्प में तरंग स्विचिंग के लिए। को 200 किमी की दूरी से अधिक 
दूरी की लाइन में वोल्टेजों की स्विचिंग को नियंत्रित करने के लिए तथा स्विचिंग चलायमान , ट्रान्सफार्मरों में अंर्तबाह करंटों को कम करने 
जिससे रिपेक्टर ऐसा करते हुए हाइ वोल्टेज उपकरणों के कार्यकाल को बढ़ा दे और विद्युत प्रणालीसुरक्षा को भी बढ़ा दे , इनके साथ उपलब्ध 
कराये जाने चाहिए। नियन्त्रित स्विचिंग यंन्न अब ट्रान्सफार्मरों की स्विचिंग के दौरान वोल्टेजों पर स्विचिंग को नियंत्रित करने तथा स्विचिंग 
चलायमान व अंर्तवाई करंटों को कम करने में भी पूर्णत : साबित हुए हैं । 


4 . 1 . 4 टिकत सीटीपीटी [ CTSIPTS) 


गैर पारंपरिक उपकरण ट्रान्सफार्मरों ( एनसीआईटी ) जैसे कि ऑप्टिकल सीटी पीटी[ CIPT . सीटीज ) CTs) में खुले सर्किट की समस्या , 
आईटी में जूटियों तथा सीटी[ CT) संतृप्ति की समस्या को दूर करता है। इसकी परिशुद्धता की श्रेणी को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है. इससे 
नजदीकी उपकरणों में विस्फोट व नुकसान नहीं होता है तथा सीवीटी पीटी[ CVTIPT ) में लौह संबधी अनुनाद भी नहीं होता है । 
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4.1.5 ईस्टर अंपत 


22 केवी स्तर तक के ट्रान्सफार्मरों के लिए खनिज तेल की तुलना में वातावरण के अनुकूल आग की उन्न्तम सीमा वाले बायोडिग्रेडेबल ईस्टर 
ऑयल [सिंघटिकालाकृतिक ईस्टर) के उपयोग पर विचार किया जा सकता है। ईस्टर ऑयल युक्त ट्रान्सफार्मर. यहां तक कि 550किलोवाट स्तर 
पर भी क्रियाशील है। इसके आगे नये प्रकार के इंसुलेटिंग तेल जैसे प्राकृतिक ईस्टर . सिंयोटिक ईस्टर्. नेनो अडोप्टेंट ऑपल आदि पर जो 
बायोडिग्रेडेबिलिटी के अनुकूल हो अथवा पारंपरिक खनिज तेलों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करते हो . उन्हें विद्युत ट्रान्सफार्मरों में उपयोग करने 

के लिए विकसित किया जा सकता है । 
4. 1.6 एएपीटीएस सामों और विद्युत प्रवाह का विनियमन 

एफएसीटीएस उपकरण दोनणी की है तथा बिजली प्रणाली से या तो समानांतरशंट कंपनशेसन (अत्यधिक सामान्य अथवा सीरीन कंपनशेसन 
के माध्यम से जुड़ी कुषी हैं। स्टेटिक वार कंपनशेटर ( एसबीसी) तथा स्टॉकहोम , एफएसीटीएस परिवार के शंट कनेक्टेड रिपेक्टिव विद्युत 
कंपनशेसन ऐलिमेंट हैं जो ग्रिड के कारण पारेषणमें कमी एवं वितरण कटौतियों में कनेक्शन के केन्द्रबिंद पर सिस्टम वोल्टेज को जबरदस्त 
नियंत्रण प्रदान करतें है। स्टेटिक सिनोनस कंपनशेटर (स्टेटकॉम मूलरूप से एक वोल्टेज सोन कनवटर वीएसी) है जो बिजली नेटवर्क में एक 
स्रोत अथवा प्रतिक्रियाशील एसी विद्युत के शिंक के तौर पर काम कर सकता है । इसी प्रकार भारतीय बिजली प्रणाली में , फिकर सीरीज 
कंपनशेशन ( एफएसी) अथवा मिस्टर नियन्त्रित सीरीज कंपनशेसन (टीसीएससी) के रूप में सीरीज कंपनशेटिंग उपकरण प्रचलन में हैं। इन 
उपकरणों को संबंधित शोध के उपरांत मामला - दर -मामला लागू किये जाने की आवश्यकता है। 


4 . 1 . 7 पाट करंट सीमकासीरीन खिस्टर 


बढती हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए तथा मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए. उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं 
समरूप विस्तार एवं जुड़े हुए पारेषणको , वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए तदनुसार योजनाबद्ध किया जा रहा है। भारत में बढ़ती 
जनसंख्या एवं पारेषणकनेक्शनों में वृद्धि के कारण कई स्टेशनों मेंटियोंकास्तर हलिपमेंटों की मौजूदा रेटिंग को छू रहा है। उच्च फॉल्ट करंट 
उपकरण तथा बिजली प्रणाली की सामग्री पर गंभीर मैकनिकल एवं धर्मल दबाव डालता है। इस दबाव से गंभीर नुकसान जैसे उपकरणों का 
फेल हो जाना . हो सकते हैं। 


मौजूदा सब स्टेशनों , जहां पर टियों का स्तर निर्धारित सीमा को पार कर चुका है वहां पर शार्ट सर्किट के स्तरों को सीमित करने के लिए 
पारंपरिक तकनीक . एक विकल्प के रूप में है। ये फॉल्ट -करंट सीमक, रियटरों अथवा उच्च प्रतिबाधा ट्रान्सफार्मरों के विपरीत करंटों को सामान्य 
संचालनों के दौरान बिना प्रतिबाधा जोडे सीमित कर सकते हैं फिर भी टैक्नों- आर्थिक विश्लेषण एवं प्रणाली अध्ययन , अंतिम निर्णय लेने से 
पहले आवश्यक है। 


शार्ट- सर्किट बुश की ताकत का संकेत है तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित है। एक उच्च शार्ट- सर्किट स्तर. निंड के नजरिये से आवश्यक है 
चूंकि यह प्रणाली स्थिरता को बढ़ाता है जो कि शार्ट - सर्किट लेवल को इसके समतुल्य इनफिनिट बुश के नजदीक ले जाता है। हालांकि इसके 
परिणामस्वरूप अधिक शार्ट - सर्किट करंट फॉल्टर के दौरान उपकरणों पर अधिक दबाव डालते हैं । (क) उच्च फॉल्ट स्तरों के लिए मौजूदा स्टेशनों 
को अपनेड करना। ( ख ) शार्ट - सर्किट स्तरों को सीमित कर देना । 


( क ) पुराने स्विचगेयरों का उन्नयन व प्लतिस्थापन एक सामान्य तकनीक है। हालांकि यह एक बहुत ही मंहगा विकल्प है। और बहुत बार शायद 
यह व्यावहारिक समाधान ना होऔर इसके लिए कामबंदी की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि एक उत्पाद 
केन्द्र में उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है तो कामबंदी की लंबी प्रक्रिया तथा प्रतिस्थापन एवं बुश-बार के संवर्धन की आवश्यकता 
होती है । अडिंग प्रणाली की उपयुक्तता की जांच की शायद आवश्यकता न हो तथा शायद अडिंग की जरूरत भी न हो , जो कि व्यावहारिक रूप 
से संभव नहीं लगता है। 


( ख) दूसरा विकल्प शार्ट - सर्किटों के स्तरों को सीमित करना है जिसे प्राप्त करने के लिए निम्न विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। 
पारंपरिक फॉल्ट करंट शमन प्रणालियों और तकनीकों जैसे कि बुश-बारों का विभाजन करना . पारंपरिक करंट सीमित करने वाले रियेक्टरों का 
उपयोग करना तथा उन अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करना जिनमें विशेष कामया हो। मौजूदा सब स्टेशनों पर शार्ट सर्किटों को सीमित 
करने के लिए पारंपरिक तकनीकातरीकों के विकल्प के रूप में नई पीटी के सुपरकंडटिग फॉल्ट करंट सीमकों पर भी विचार किया जा सकता है 
जहां पर फॉल्ट का स्तर निर्धारित सीमा को पार कर गया है। 


रिंग मेन का विभाजनालारंभ:- ग्निड में किया जाने वाला विभाजन शार्ट सर्किटों के स्तर को सीमित करने का सबसे आसान तरीका है । यह अपने 
आप में योजना बनाये जाने के दौरान ही प्रभावशाली है। हालांकि , मौजूदा बुश का बंटवारा कठिन काम है तथा आकस्मिक परिस्थितियों में 
स्थापी अंतर एवं काफी हद तक आपूर्ति की विश्वसनीयता में बिजली प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


करंट सीमक रियेक्टर:-उच्च शार्ट सर्किट स्तरों का मुख्य कारण पारेषण लाइनों का जनरेटरों के बहुत नजदीक होना है । इनका एक उपाय 
कामिक रियेक्टरों को लगातार इलेक्ट्रिक दूरी में वृद्धि करना हो सकता है । 
सीरीज रिपेक्टर्स :- सीरीज रिपेक्टर ग्रिड में दो संभव विधियों से लगाये जा सकते है। सीरीज बुश रिपेक्टर्स [i] सीरीज लाइन रिपेक्टरर्स 
[चिन्न -1) जहां सीरीज बुश रियेक्टरों को निम्न प्रतिक्रिया मूल्य की आवश्यकता होती है . एक ओर जहां मौजूदा बुशों में इनको लगाया जाना 
कठिन हो सकता है चूंकि मौजूदा स्विचगियरों में सामान्यतौर पर स्पेश उपलब्ध नहीं होता है वहीं दूसरी ओर सीरीज लाइन रियेस्टर उच्च 
शार्ट सर्किट करंटों में योगदान देते हुए मौजूदा लाइनों में आसानी से लगाये जा सकते हैं । लाइनों की लंबाई बहुत छोटी है । शार्ट सर्किट को 
नियंत्रित करने के लिए सीरीन लाइन रिपेक्टरों की प्लतिक्रिया . लाइनों की अपनी प्रतिक्रिया से कहीं अधिक होनी चाहिए। सामान्यत: केए से 
अधिक बंटवारे की लाइनों में सीरीज रिपेक्टर पर विचार किया जा सकता है जबकि सीरीज रियेक्टर के प्रकार एवं इसमें ओहमिक स्तर की 
योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें असमान लोडिंग तथा हाइ वोल्टेज ड्राप न हो । अध्ययन से पता चला है कि 

सामान्यत: 150 किमी से कम की लाइनों के लिए सीरीज रिपेक्टरों पर विचार किया जा सकता है । 
4 . 1. 8 बारत में शिफ्टिनकी बोचना 


पारेषण लाइनों के उच्चतम उपयोग को प्राप्त करने के लिए पांवर फ्लो को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है जो कि फेज शिफ्टिग 
ट्रान्सफार्मर पीएमटी) के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । फेज शिफ्टिग ट्रान्सफार्मर का उपयोग एक विद्युत पारेषणनेटवर्क में विभिन्न लाइनों 
में विद्युत फ्लो को नियंत्रित करके किया जा सकता है। ये डिवाइस पारेषण लाइन में प्रभावी विद्युत फलो नियंत्रण के लिए इनपुट वोल्टेज तथा 
आउटपुट वोल्टेज में प्रभावी फेज विस्थापन को बदल देता है। ये ट्रान्सफार्मर कार्यस्थल विशेष हैं और मामला दर मामला आधार पर उचित 
प्रणाली अध्ययन के द्वारा नियोजित किये जाने चाहिए। कोठागुमटीपीएस तेलंगाना में एक फेजशिफ्टिग ट्रान्सफार्मर पहले से ही काम कर रहा 

है। तथा दक्षिण क्षेत्र एवं न्यू ग्निड के मम अंतर क्षेत्रीय लिंक में फेनशिफ्टिग के उपयोग तैनाती हेतु शुरुवाती अध्ययन किया जा चुका है। 
4.1 . 9 पांतीमर अधारित मुलेशन एवं अरटीची कोटिंग का उपयोग 


पालीमर इंसुलेटर्स ( नान - सेरामिकासिलिकॉन रबर इंसुलेटसी. वजन में हल्के होने के कारण अिच्छे सम्मिन्नणा हाइड्रोफोबिसिडी के कारण 
प्रदूषण प्रदर्शन. चलाने में आसान एवं बैंडालिस्म से कम प्रभावित होने के कारण पारंपरिक चीनी मिट्टी की तुलना में व्यापक रूप से इस्तेमाल 
किये जाते हैं। इसी प्रकार प्रदूषण की मौजूदगी में फलेश ओवर प्रदर्शन में सुधार के लिए पारंपरिक चीनी मिटटी के इंसुलेटर्स पर रूम टेंपरेचर 

वल्केनाइड ( आरटीवी ) सिलिकॉन रबर आवरण लगाना एक प्लायोगिक विकल्प है । 
4.1 .10 स्टीत पोत टांचे का उपयोग 

भारत में ईएचची पारेषण लाइनों के लिए आमतौर पर स्वतंत्र लेटिक डिजाइनों का उपयोग किया जा रहा है। हाल के वर्षों में विशेष क्षेत्रों में 
पहले से घटाये गये पदचिह्नों, कम कंपोनेंटों एवं तीन भवननिर्माण व पर्वतन में लाने के कारण , एकध्रुवीय संरचनाओं का प्रयोग अधिक बट 
गया है। अधिक लागत. द्रलाई में कठिनाई, डिजाइन विस्तार में कमी के कारण पोलों की संख्या में वृद्धि , मल्टी - सर्किट टॉवरों के लिए विशेष 

छिनाइन पर विचार तथा सीमित उत्पादन सुविधांए, मोनोपोल ढांचे के साथ ट्रांशमीशन लाइनों के निर्माण में आने वाली कुछ बाधायें हैं । 
4. 1 . 11 एचवी एम्सएसपीई केबत एवं वीवईएत 


बढ़ते शहरीकरण एवं भूमि की कमी के कारण संसाधनों के लिए ऊपरी पारेषण एवं वितरण लाइनों का निर्माण करना बहुत कठिन हो गया है । 
पारेषण परियोजनाओं के निष्पादन में आरओडब्ल्यू मुददों के कारण भी असामान्य देरी हुई है । इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन 
ईएचवी एक्सएलपीई केबलों को उपयोग में लाना चाहते हैं । तकनीकी सीमाओं के कारण एक सीमित दूरी तक एक्सएलपीई केबल का ईएचवी 
स्तर तक उपयोग सीमित हे अनिवार्य ज्वाइंटों का निर्माण एवं समाप्ति विफलता की कमजोर कड़ी हैं जिससे केबल प्रणाली आउटऐज हो सकती 
है । इस विकास क्षेत्र के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में गैस इंसुलेटेड लाइन (जीआईएल ) पर ईएचवी एक्सएलपीई केबलों , विशेषकर जहां सामान्य 
करंटाविद्युत फलों की आवश्यकता अधिक है एवं दूरी कम है एक अच्छे विकल्प के रूप में विचार किया जा रहा है। एक्सएलपीई केबल का 
400 केवी के स्तर तक स्वदेशीकरण किये जाने एवं जीआईएल के उत्पादन के घरेलू जीआईएस उत्पादन सुविधाओं का विस्तार किये जाने के 

बिंदुओं पर फोकस किया जाने की आवश्यकता है । 
4.1 . 12 मल्टी सक्टि एवं मल्टी सक्टि मन्टी बोन्टेन टांवर. सूतंटेडकास अर्मस के साथ काम्स्ट टावरों का उपयोग 


4. 1. 13 एचटीएनएसजस्टर का उपयोग 


भारत में पारेषण एवं वितरण प्रणाली के लिए ओवरहेड लाइनों में बिजली के संचालन के लिए एसीएसधार एवं एएएसी सामान्य तौर पर 
उपयोग किये जाने वाले कंडक्टर्स है। मौजूदा कारिडोर में बिजली संचालन क्षमता में वृद्धि , कटौतियों में कमी एवं बिजली नेटवर्क के मार्ग 
अधिकार ( आरओडब्ल्यू काअनुकूलन , समय की मांग है। नई पीटी हाईटेंपरेचर एचटी )/ हाईटेंपरेचर लो संग ( एचटीएलएस) कंडक्टर्स , इन 
उभरती हुई समस्याओं जैसे मौजूदा पारेषण कोरीडोर का संकुचनावितरण नेटवर्क , मार्ग- अधिकार ( आरओडब्ल्यू के अंतर्गत प्रति यूनिट अथवा 
मीटर) में बिजली आपूर्ति में वृद्धि एवं सामान्य अथवा आकस्मिक परिस्थितियों में बिजली कटौतियों में कमी का समाधान कर सकता है । 
पारंपरिक एसीएसआर एवं एएएसी को लगातार कमश850 सी एवं 950 सी तापमान पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है । हाई 
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टेंपरेचर लो संग ( एचटीएलएस) कंडक्टरों को लगातार कम से कम 150 डिग्री सेंटीग्रेट तथा कुछ एचटीएलएस कंडक्टरों को 250 डिग्री 
सेंटीग्रेट तक के तापमान पर भी काम करने के लिए बनाया गया है। एचटीएचटीएलएस कंडक्टर को मौजूदा लाइनों पर पुर्नसंचालन के लिए 
भी विचार किया जा सकता है तथा इनकों नई लाइनों में भी उपयोग किया जा सकता है। लाइनों में बिजली प्रवाह में वृद्धि के लिए सबस्टेशनों 

पर ट्रमिनल उपस्कर रेटिंग के परीक्षण की आवश्यकता है। 
4 . 1 . 14 कचर्ड टम्टर 


जंगली क्षेत्रों से गुजरने वाली पारेषण एवं वितरण लाइनों के लिए जहां पर बिजली के कारण निरंतर जानवरों की मौत हो जाती है उन क्षेत्रों के 
लिए कवर्ड कंडक्टर एक उपाय हो सकता है। यह उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी होगा जहां जंगलों में पेड तथा घनी वनस्पतियां इबा के कारण 
क्रियाशील कंडक्टरों को स्पर्श करती हैं तथा जिससे प्लाय : लाइन में बिजली अवरोध आ जाता है और कभी-कभी तो पेड जल भी जाते हैं। कवर्ड 
कंडक्टर मार्गअधिकार ( आरओडब्ल्यू आवश्यकता में काफी हद तक कमी कर सकते हैं एवं एक पतले गलियारे में 132 केवी तक बिजली 
परिचालित करने में सहायता कर सकते हैं । 


4 . 1 . 15 अपातकालीन मरम्मन पाती 


विपरीत परिस्थितियों में पारेषण लाइनों में तत्काल एवं अस्थापी मरम्मत उपलब्ध कराना आपातकालीन मरम्मत प्रणाली (ईआरएस) को 
लागू करके किया जा सकता है। केन्द्रीयविद्युत प्राधिकरण सीईए द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रत्येक पारेषण लाइसेंस धारक के पास 
कम से कम 220 केवी एवं ऊपर की पारेषण लाइन की ईआरएस के द्वारा मरम्मत का प्रबंध होगा। सीईए ने इस प्रकार के ईआरएस 
इनफ्रास्ट्रक्चर की खरीद. प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। बहुत सी यूटिलीटीज ने पहले ही इस ईआरएस प्रणाली 
को अपना लिया है जबकि कुछ अन्य इसे अपनाने की प्रक्रिया में हैं। उत्पादों के स्वदेशीकरण को यूटिलीटीज की आवश्यकताओं को एवं कुछ 
सीमित बाहरीनिर्माताओं को ध्यान में रखते हुए प्रचार किये जाने की आवश्यकता है । 


4. 1. 16 मोबाइल सबस्टेशन 


प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं के मामलों में बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली, विशेषकर महत्वपूर्ण सेवा अथवा संस्थापन सबसे मुख्य उद्देश्य 
बन जाता है। व्हीकल माउंटेड मोबाइल सबस्टेशन [ट्रिलर . इनकमिंग एवं आउटगोइंग एचबी एवं एलवी हाइब्रिड स्विचागिपरों, पॉवर 
द्वान्सफार्मरों एवं इनसे जुड़े कनेक्टरों से युक्त को 220 केवी व इससे नीचे की श्रेणी के पारंपरिक सबस्टेशनों को आकस्मिक स्थिति प्राकृतिक 
एवं अन्य आपदाओं के समय जिनसे बिजली पूर्णत: बाधित हो जाती है। बिजली आपूर्ति में आने वाली रूकावट की स्थिति में कम समय में 

बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए तुरंत सेवा में लिया जा सकता है। 
4 . 1 . 17 हैतीकांटर एवं यूएवी का उपयोग 


उच्च रिजोल्यूशन स्टीरियोस्कोपिक सेंट्रलाइट चिन्नों का उपयोग पारेषण लाइन राऊटिंग एवं वनस्पति एवं अन्य प्राकृतिक बाधाओं के आकलन 
के लिए किया जाएगा। इससे काम करने में लगने वाले समय के साथ -साथ पारेषण लाइन की भौतिक राऊटिंग में लगने वाले समय को कम 
करने में भी मदद मिलेगी। 


4. 2 संचार में नई गोपिकियों को अपनानाअंगीकस 
4. 2 . 1 विद्युत धेन में अपनीरन्यूअधारित संचार 


संचार प्रणाली विश्वसनीयता, उपलब्धता एवं विद्युत निंड की सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फाइबर ऑष्टिक आधारित संचार 
प्रणाली विश्वसनीयता के साथ बिजली व्यवस्था संचार बेटिवस्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग में लायी जा रही है। 


डाटा संचार के संबंध में पीएलसीसी आधारित संचार प्रणाली की कुछ सीमायें हैं चूंकि इस प्रणाली का प्रदर्शन दो हाप्स के पश्चात खराब हो 
जाता है। इसके आगे आवृत्ति संकुचन के कारण पीएलसीसी पर सीमित नंबर ही प्रदान किये जा सकते हैं । 


सेनों के आपसी कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि के साथ देश में विद्युत प्रणाली बहुत तेजी से बढ़ रहा है तथा कई नई प्रोद्योगिकियां प्रयोग में लापी 
जा रहीं हैं। इसके अतिरिक्त . भारतीय निड को दैनिक / मासिक / मांग में मौसमी परिवर्तन के कारण आने वाले बदलावों उत्पादन के कारण 
श्रेणीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, बिजली आपूर्ति के लिए ग्राहक की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता की मांग भी बढ़ रही है। 


इसके परिणामस्वरूप ग्रिड संचालन में जटिलता कई अधिक बढ़ गई है जिससे ग्रिड की मापदंडों व इसकी स्थिति को त्वरित आधार पर 
सुधारना आवश्यक हो गया है। मौजूदा एससीएडीएईएमएस वह डाटा प्रस्तुत करता है जो स्थायी प्रकृति का हे और त्वरित निगरानी तथा 
टेले मेंटर्ड डाटासे ऊचे स्तर कीशालीनता एवं सैंपलिंग डाटा के गैर -सिनोनाइज होने के कारण ग्निंड द्वारा नियंत्रित किये जाने के लिए उपयुक्त 
नहीं है। फेजर मापन इकाईया ( पीएमया. वृहद क्षेत्र मापन (उछन्यूएएम) प्रणाली नेटवर्क की तात्कालिक समय आधारित गतिशील निगरानी 
उपलब्ध कराते हैं कथित मापनों के द्वारा इस प्रकार का मापन विभिन्न नियंत्रण, परिचालन एवं सुरक्षात्मक उपायों जैसे उपचारात्मक कार्रवाई 
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प्रणालियां आरएएस). सिस्टम इंटेग्रेटेड प्लोटैक्शन स्कीम ( एसआईपीएस अनुकूली द्वीपसमूह. सेल्फ - हीलिंग निंड आदि विभिन्न विकास क्रमों 
की सुविधा मुहैया करायेगी। 


इन उभरती हुई प्रोयोगिकियों को विद्युत पारेषण प्रणाली के लिए स्मार्ट ग्रिड के विकास हेतु काम में लाया जा रहा होइन उभरती 
प्रोस्योगिकियों के लिए कम विलंब युक्त उच्चस्तरीय विश्वसनीय संचार प्रणाली की आवश्यकता है। इस प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए 
ओपीजीडब्ल्यू के रूप में फाइबर ऑप्टिक आधारित संचार प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त होगी । इसमें आगे ओपीजीडब्ल्यू वर्तमान अंतर सुरक्षा 
जिस पर आजकल पारेषण लाइनों हेतु विचार किया जा रहा है उनकी आवश्यकताओं से मेल खाती है । 


उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुएव विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात यह तथ्य निकलकर सामने आया कि 132 केवी एवं इससे ऊपर की 
सभी आगामी पारेषण लाइनों में पारंपरिक अर्थ वायरों के स्थान पर पारेषण सिस्टम प्लानिंग के तहत ओपीजीडब्ल्यू उपलब्ध कराये जाने की 
आवश्यकता है। केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युतग्निड ने अपनी आगामी लाइनों के लिए ओपीजीडब्ल्यू की जरूरत को अपना लिया है। राज्य स्तरों पर भी 
सभी यूटिलिटीज को पारेषणप्रणाली की योजना बनाते समय इस पर विचार करना होगा। 400 केवीव इससे ऊपर की वोल्टेजक्षमता उपलब्ध 
करायी जाने वाली अर्थवायरों में . दो में से एक ओपीजीडब्ल्यू होनी चाहिए। 


4. 2. 2 संचार उपस्कर एवं डीसी विद्युत अनि 


आगामी पारेषण लाइनों पर ओपीजीडब्ल्यू के प्रावधानों के आलोक में अंतिम सिरे पर ओपीजीएम संचार के अंतर्गत एसडीएच. पीडीएच तथा 
इनसे जुड़ी डीसी विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होगी इन उपकरणों की मांग को . उपस्कर / सब स्टेशन उपस्कर को अंतिम सब -स्टेशनों पर 
क्रियान्वयन के भाग के रूप में यान में रखना होगा जिससे कि सब स्टेशनों पर संप्रेषण के साथ - साथ कमीशनिंग भी सुनिश्चित की जा सके । 
किसी सब स्टेशन नियंत्रण केन्द्र में स्पेश के पूरे उपयोग तथा बड़प्रणालियों से बचने के उद्देश्य के साथ सभी अनुप्रयोगों को उपयुक्त तरीके से 
संयोजित करने की क्षमता पर विचार करते हुए व्यापक स्तर पर 48 वी डीसी विद्युत आपूर्ति की योजना बनाई जानी चाहिए। 


रिमोट टर्मिनल यूनिट आरटीयू / सब स्टेशन उपकेंद्र आटोमेशन सिस्टम ( एसएएस / सब स्टेशन उपकेंद्र के पारेषण के लिए आवश्यक 
अपग्नेडेशन / एसएलडीसी / आरएलडीसी केलिए स्टेशन डाटा तैयार करना , जैसा भी मामला हो वह सब स्टेशन उपकेंद्र / जनरेटिंग स्टेशन 
की संबंधित एजेन्सी संस्थापन वि एक्सटेंशन द्वारा उपलब्ध कराये जाने हैं। जिससे कि एसएलडीसीआरएलडीसी में डाटा उपलब्धता को 
सुनिश्चित सब स्टेशन ( उपकेंद्र की कमीशनिंग! स्टेशन द्वारा स्वत : तैयार करने के समय सुनिश्चित की जा सके । उपलब्ध कराये जाने वाले 
आरटीएसएएस में क्रम संख्या आईईसी 60870-5-101) साथ - ही -साथ ईथरनेट ( आईईसी 60870-5-104] के साथ डाटा एकीकरण के 
प्रावधान भी होंगे जो एसएलडीसीआरएलडीसी के साथ आसानी से इंटीग्रेशन के प्लोटोकॉल है। 


4 .3नापक वेत्र मापन प्रपाती 

भारतीय बिजली प्रणाली सभी खेलों जैसे उत्पादन, पारेषणऔर वितरण के साथ अभूतपूर्व विकास का अनुभव कर रहा है। बिजली की खुली 
बाजार व्यवस्था में निड प्रबंधन की सुरक्षा . सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाये रखना महत्त्वपूर्ण चुनोती है। इसके अतिरिक्त , स्थिरता के लिए 
निड के साथ इससे एकीकण को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर नवीकरण ऊर्जा उत्पादन को विकसित करने पर जोर दिया गया है जबकि 
उनके आउटपुट में परिवर्तनशीलता और अंतराल प्रणाली , प्रचलित संचालित प्रणाली में एक नई चुनौती है। ग्रिड के पास बहुत जल्दी ही बड़े 
शहरों की पूर्ति तथा अनेक चिंताजनक भार की आपूर्ति करते हुए 1000 मेगावॉट पैदा करती हुई इकाईया. 4000 मेगावॉट के एकल विद्युत 
प्लांट. उच्च क्षमता के 765 केवी एवं एचबीडीसी पारेषण लिंक उपलब्ध होंगे। 


ग्निड में इस क्षमता के एक एकल एलिमेंट पर होने वाली कोई भी घटना- प्राकृतिक आपदा इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा करने की क्षमता रखती 


ऐसी घटनाओं से बचने और इनके प्रभाव को कम करने के लिए वास्तविक समय. निगरानी और नियंत्रण प्रणाली का इनाम कम होना चाहिए। 
इन समस्याओं को दूर करने के लिए यह अनिवार्य है कि सभी निडों में स्मार्ट ग्रिड तकनीक अनुप्रयोगों के द्वारा पारेषणमें बुद्धिमत्ता को शामिल 
किया जाय । 


ग्रिड में होने वाले उपरोक्त नाजुक विकासों को दूर करने के लिए फेजर मापन यूनिट (पीएमय का प्रयोग करते हुए सिक्कोंफेजर लोदयोगिकी का 
अनुप्रयोग, फेजर डाटा कान्सट्रेक्टर पीडीसी) के साथ एकीकृत होकर उभरा है। तत्काल कार्रवाई हेतु भारतीय विद्युत प्रणाली में बराबर 
वितरित फाइबर ऑप्टिक संप्लेषण के द्वारा पीएमयू एवं पीडीसी प्रयुक्त सिक्कोंफेजर मापन अधिकांश क्षेत्र की रीट हैं बिजली प्रणाली की 
निगरानी और दृश्यकरण के साथ -साथ सुरक्षात्मक सुधारात्मक नियंन्नित कार्रवाइयां भी बेहतर दक्षता के साथ ग्निड प्रबंधन नये सेन्न में शामिल 


वाइडएरिया मीजरमेंट सिस्टम ( उब्ल्यूएएमएस) ग्रिड के वास्तविक मापदंडों को सभी तरफ फैले निडों में वास्तविक समय के नियंत्रण केन्द्रों 
द्वारा डाटाअंतरण में कम समय लगाने के लिए सक्षम बनायेगा जो कि सुरक्षित एवं निड संचालन में कम लागत के साथ सिक्कोनस के लिए बहुत 
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विश्वसनीय होगा। यह निड में बड़ी मात्रा में आतरापिक और अस्थिर अक्षय उत्पादन के एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। इससे पारेषण 
समता कीअधिक यथार्थवादी तरीके से अनुमान लगाने की सुविधामिल जायेगी जो संचालन के साथ- साथ बिजली आपूर्ति की लागत में कमी में 
भी दक्षता लायेगी। 


इसके लिए सभी 400 केवी एवं इससे ऊपर की समता वाले सब स्टेशन ( उपकेंद्र) एवं पारेषण लाइनों , 220 केवी उत्पाद स्विचपाई, 
एचबीडीसी टर्मिनलों. सभी अंतोन्नीय एवं अर्तराष्ट्रीय लिंक राज्य सेक्टर के अधीन एवं आईएसटीएस नेटवर्क एवं आईपीपी स्टेशनों और सभी 
उत्पाद केन्द्रों में पीएमयू इंस्टाल होना चाहिए। विशुतग्निड यूनारटीडीएसएमप्लोजेक्ट चला रहा है जो सब स्टेशनों उत्पादन स्टेशनों में चरणबद्ध 
तरीके से पीएमयूस्थापन की क्रिया को समाहित करता है। सब स्टेशनोंउत्पादन स्टेशनों के लिएनिर्धारित प्रावधान संबंधित यूटिलिटी द्वारा 
सुनिश्चित किये जाने चाहिए चाहे वे राज्य क्षेत्र हो , केन्द्रीय क्षेत्र हो अथवा आईपीपी हो। जिससे कि सब स्टेशन उत्पादन केन्द्र की कमीशन के 
समय पीएमयू डाटा उपलब्ध रहे । 


4 . 4 बिंडारपप्रपाती छेत्र में प्रोपोविकियां 
4 . 4 . 1 चिंटारस - बारतीय विद्या प्रपाती की जरूरत 


अनुमान है कि 2016 -17 के अंत तक भारत में नवीकरणीय उत्पादन क्षमता का भाग लगभग 17 होगा अक्षय ऊर्जा बार-बार घटित होने 
वाली व प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होती है एंव अधिकतम परिस्थिति में सामान्यतौर पर उपलब्ध नहीं होती है। अक्षय ऊर्जा के उच्चतम 
भेदन के साथ ग्रिड की सुरक्षा बनाये रखने के लिए अन्य मापकों के अलावा संतुलित प्रणालियों जैसे ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के प्रभावी संतुलन 
की आवश्यकता है । 


इस अक्षय ऊर्जा को अतिरिक्त घंटों के लिए भंडारित किया जा सकता है और जैसे ही जरूरत पडे वैसे ही भंडारण क्षमता के अनुसार ग्रिड में 
डाली जा सकती है। इसके अलावा यह आरई की इंटरमिटेंसी की समस्या को भी बड़े पैमाने पर सुलझाया जा सकता है। 


एनर्जीस्टोरेज सिस्टम में पंप स्टोरेज हाइड्रों . कंप्रेस्ट एयर एनर्जी स्टोरेन . बैटरी फ्लाईव्हेल्स. धर्मल एनर्जी स्टोरेज . ईधन सेल . सुपरकान्टटिग 
चुंबकीय ऊर्जा भंडार . अल्ट्रा कैपेसिटर . केपेसिटर, हाइड्रो स्टोरेज आदि जैसी लोदयोगिकियों का एक व्यापक पोर्टफोलियों है। ये झर्ना भंडारण 
प्रणालिया आवृत्ति विनियमन . एनजीटाइम शिफ्ट , विद्युत बैकअप . लोड लेबलिंग. वोल्टेज सपोर्ट , निडस्थिरीकरण आदि के लिए प्रयोग किया 
जा सकता है जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि निंड ऊर्जा भंडारण में अक्षय ऊर्जा एकीकरण सविराम एवं परिवर्तनशील अक्षयकर्ना 
शिड्यूल करने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। इसके आगे नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के द्वारा ऑफ-पीक घंटों में उत्पादित ऊर्जा को भंडारित 
कर अत्यधिक जरूरत के समय उपयोग में लाया जा सकता है । 


4 . 4 . 2 बिंडारण प्रपाती 


रखिहाहोसाट्सपीएमएवी) पीएसएचपी का डिजाइन साधारण है जो तुलनात्मक रूप से कम लागत तथा हाइड्रोलाइंटिक 
उत्पादन प्रणाली के समान है । इन प्रणालियों के पास तेज रैपिंग संपत्तिया जिसमें कि इससे पूरी तरह से 10 सेकेंड में लोड लिया जा सकता है 
पीएसएचपी में ऊर्जा भंडारण मौजूद पानी तथा अंतरणीय ऊचाई के आनुपातिक है। अन्य उपकरणों के मुकाबले इस प्रणाली के लिए आवश्यक 
संचालन और रखरखाव न्यूनतम है। हालांकि इनके लिएविशेष भौगोलिक विशेषताओं की आवश्यकता है जो यूनिटस सिटिंग को सीमित करती 
है । इन प्रणालियों में अधिक पूंजी लागत व लंबी जेस्टेशन अवधि होती है । 


( i)ोट एपर एसीस्टलिपीईए ) : सीएईएस प्रणालियां मूलरूप से उच्च दक्षता वाले कंबस्टन टरबाइन प्लांटस है। यह प्रणाली भी 
मानक कंबस्टन टरबाइन प्रणालियों के जैसी ही है जो इसे मौजूदा विद्युत नेटवर्क में लगाने में आसान बनाती है। सीएईएस प्रणालियों में , ऑफ 
पीक निट विद्युत का उपयोग हुवा को जमीन के अंदर पंप करने के लिए और ऊचे दाब पर स्टोर करके रखा जाता है। कंप्रेस्ट हुवा गर्म होने के 
लिए कम ईधन का उपयोग करती है जो इसकी दक्षता में वृद्धि करता है सीएईएस5 -12 मिनट में प्रतिमिनट अधिकतम 307 के रैप रेट के साथ 
शुरू हो जाता है और इस प्रकार कम मांग समयावधि को पूरा करने के लिए फिट बन जाता है। सीएईएस कामकाजी चक्र में . कंप्लेशन के दौरान 
गमीं और अवांशित गैसों को क्रमश: संपीडन और दहन प्तक्रिया के दौरान उत्पन्न किया जाता है जिससे पारिस्थितिकी संबंधी समस्या उत्पन्न 
होती हैं। 


[i ] माहीत्य : फ्लाईव्हील्स काइनेटिक एनर्जी के रूप में एनी को स्टोर करते हैं। फ्लाइन्हील्स लगातार गिंड के साथ एनर्जी को रोटेट 
करता है तथा जब एनीं आपूर्ति बाधित होती है तब फलाईन्डील्स प्रिंट को काइनेटिक एनीं आपूर्ति करता है। ये प्रणालियां रिस्पांस करने में 
बहुत तेज होती हैं लेकिन एनर्जी आपूर्ति भी मान 5 -50 सेकेण्ड के लिए होती है। इस प्रकार ये आत्ति नियमन उपयोग के लिए उपयुक्त है । 
फलाईव्हील्स एनर्जी स्टोरेज के मुख्य एप्लीकेशन परिवहन , रेल बाहन, रेल विद्युतीकरण, निर्वाध विद्युत आपूर्ति , पल्स विद्युत , निंड एनर्जी 
स्टोरेज पवन टर्बाइन आदि प्रारंभ में परियोजना पर लागत का खर्च अधिक आता है। इस प्रणाली का एक और नुकसान घर्षण कटौतियों 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


की उच्च दर है जिसके परिणामस्वरूप अधिक सेल्फ -डिस्चार्ज व कमजोर दक्षता उत्पन्न होती है। फिर भी लो फ्रिक्शन बियरिंग की तकनीक में 
फलाइन्हील्स की दक्षता में सुधार किया है । 


[iv ) इलेट्रोकेमिस्त एसीस्टविस्क्वाटरी एकनास्टरिनास्टिम पीईएमए ): बीईएसएस तकनीक दक्षता से इलैक्ट्रिकल एनर्जी को 
स्टोर करता है और मांग के अनुसार रिलीज करती है। बीईएसएस प्रतिक्रिया में लगने वाला कम समय इसे आवृत्ति नियमन अनुप्रयोग के लिए 
उपयुक्त बनाता है। हाल की बीईएसएस प्रणालियों के अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं दक्षता , प्रतिक्रिया समय डीप साइक्लिक डिस्चार्ज, जीवन 
चक्र , न्यूनतम रखरखाव, न्यूनतम लागत . हाई एनर्जी डेन्सिटी . न्यूनतम अटियां आदि है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली बीईएसएस 
तकनीकों में से कुछ हैं। एडवांस्ट लेड एसिड, लिथियम आँपला फास्फेटा कोबाल्ट ।मैगनीजाहिटेनेट ऑक्साइड सोडियम निकल क्लोराइड 
INaNicI2 ) बैटरियां एवं फलो बैटरियां जिंक लोमाइन . बेनाडियम रेडाक्स आदि ) ये तकनीक रैपिंग, आवृत्ति नियमन , एन टाइम शिफ्ट , 
वोल्टेज सपोर्ट , ब्लेक स्टार्ट आदि है । 


तत: फ्यूल सैल एक डिवाइस है जो ईधन में से केमिकल एनी को ऑक्सीजन अथवा अन्य आक्सीकृत एजेन्ट के साथ रायायनिक 
अभिक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन करता है। हाइड्रोजन सबसे आम ईधन हे लेकिन हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक गैस एवं मेथेनॉल जैसे 
एल्कोहॉल को भी कभी-कभी उपयोग कर लिया जाता है। फ्यूल सैल बैटरियों से भिन्न हैं चूंकि हनको चलाने के लिए आक्सीजन और ईधन के 
एक क्रमिक स्रोत की आवश्यकता रहती है लेकिन ये एक लंबे समय तक जब तक इनको ये इनपुट मिलते रहे तब तक एक लंबे समय के लिए 
बिजली पैदा कर सकता है । इलेक्ट्रोलाइट उपयोग के आधार पर फ्यूल सेल को भिन्न भागों में बांटा जा सकता है । प्रोटोन एक्सचेंज मेंबन फ्यूल 
सैलापीईएमएफसी) . सालिड ऑक्साइड फ्यूल सेल ( एसओएफसी), मोल्टन काबोनेट फ्यूल सेल एमसीएफसी] । 


[ vijयन एनस्टिलिटीईए ): थर्मलऊर्जा, भंडारणमाध्यमको गर्म अथवा ठंडा करके भंडारित की जाती है। जिसमें कि भंडारित एनर्जी 
को बाद में गाटे अनुप्रयोगों और बिजली उत्पादन के प्रयोग में लाया जा सके आजकल नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण आवश्यकताओं ने इसे 
केन्द्रीकृत उपयोक्ता बना दिया है। केंहित सौर प्लांटों ( सीएसपी) सौरऊर्जा को धर्मल ऊर्जा के रूप में स्टोर किया जाता है जिसका उपयोग रात 
में बिजली के लिएकिया जाता है। मुख्यत : दो प्रकार की धर्मल एनर्जी भंडारण प्रणालियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं सेंसीबल हीट स्टोरेज तथा 
फेज चेंज एनीं भंडारणा 


[ viJ सुरक्सिमेनोटिकएननलिएसएमईए ) प्रजाती: इस ऊर्जा भंडारण तकनीक में प्रणाली में प्रवाहमान करंट एक मैगनेटिक 
फील्ड पैदा करता है जिससे एनर्जी जमा होती है। यह करंट लगातार कोहल के आस-पास लूप बनाते हुए अनिश्चित समय तक जब तक इसकी 
आवश्यकता नाही या इसे डिस्चार्ज न करना हो तब तक बना रहता है। ये उपकरण प्रारंभ में एनर्जी को सुपरकंडटिग कोहल्स के साथ बिना 
किसी कटौती के स्टोर करके रखती है। सुपर कंडटिग कोइल्स को बहुत कम तापमान पर यहां तक कि 4 .5 के तक ठंडा किये जाने की 
आवश्यकता होती हे इन उपकरणों को लिजिङ नाइट्रोजन . हीलियम आदि का प्रयोग करते हुए लायोजनिक कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती 
है। ये डिवाइसे हर कुशल, शीघ्र प्रतिक्रियाशील बडे पैमाने पर मापनीय एवं पर्यावरण के अनुकूल है मगर फिर भी बहुत मंहगी है। 


( vii) अन्दाजमा इन्हें सुपरकेपेसिटर, अल्ट्रा कैपेसिटर . म्यूटों कैपेसिटर , इलेक्ट्रिक उबल लेयर कैपेसिटर. तथा गीगा कैपेसिटर के नाम से 
जाना जाताई ये कैपेसिटर परंपरागत केपेसिटरोंके जैसे है लेकिन इनमें अधिक ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता है। अल्ट्रा कैपेसिटरों में दो इलेक्ट्रोट 
प्लेटें एवं इनके मध्य इलेक्ट्रोलाइट होता है जब इनमें विद्युत सोर्स लगा होता है तो ये आयोन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपोजिट चाजों के 
साथ इलेक्ट्रोडों की तरफ अपना रास्ता बनाते है । बैटरियों की तरह नहीं जो साइक्लिक आपरेशनों और केमिकल रियेक्शनों के कारण अधिक 
समय लेंगी इन उपकरणों का जीवनकाल साइक्लिक आपरेशन के द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होता है। बेटारियों के मुकाबले इलेक्ट्रोकेमिकल 
कैपेसिटरों का दूसरा लाभ तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज होने का है । 


[Ix ) हासोमस्टॉन:- हाइड्रोजन गैसमें किसी भी ईधन की सर्वाधिक ऊर्जा सामग्नी [ 120 एमकिनी] प्राकृतिक गैस से लगभग 2.5 गुणा 
अधिक रहती है। इसलिए ऊर्जा की बहुत अधिक मानाको स्टोर करने के लिए हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन 
की ऊर्जा को स्टोर करने व ट्रान्सपोर्ट करने के कैरियर के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, इलेक्ट्रालाइसिस के द्वारा पैदा किया जाता 
है । जहां इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करते हुए पानी हाइड्रोजन एवं आक्सीजन में बदल जाता है। इस प्नोसेंस के लिए मुख्य रूप से निम्न तीन 
प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटों का उपयोग किया जाता है। पालीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइजर , तथा सालिड 
आम्साइड इलेक्ट्रोलाइजरा उपरोक्त प्नोसेंस के माध्यम से पैदा की गयी हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के द्वारा उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया 
जाता है अथवा कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत प्लांट में ईधन के रूप में उपयोग किया जाता है परिवर्तन में दक्षता का प्रतिशत निचले स्तर की 
और है जो कि 50-60 है । 
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4. 4 .3 विश्वचापी एनी स्टोरेज प्रांतियां 


पंड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज बहुत ही सामान्य प्रकारकार्जाभंडारण है जो लंबे समय से प्रयोग में लाया जा रहा है। 2014 में विभिन्न माध्यमों द्वारा कुल 
लगभग 184 गीगावॉट ऊर्जा को स्टोर किया गया था जिसमें पंछ ऊर्जा द्वारा स्टोर की गई ऊर्जा का हिस्सा 177 गीगावाट या इलेक्ट्रोकेमिकल ( 1.5 
गीगावाट) , धर्मल स्टोरेन ( 3.4 गीगाबाट ) एवं इलेक्ट्रोमैकेनिकल [ 2. 2 गीगावाट ) अन्य अनुगामी ऊर्जा भंडारण तकनीकें हैं । 


कुछ बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजनाएं (संचालन में नीचे सारणीबद्ध हैं । 


क्रम | तकनीक 
संस्था 
1 । पंष्ट हाइड्रो 

पंड हाइड्रो 
पंड हाइड्रो 
फलाईन्डील 


परिखोकनामानाम 

स्वान 

मेगावाटमें | एचएव : एमएमएमएस 

अकार में सम्पावधि 
बायकाउंटी पंड स्टोरेज स्टेशन वर्जिनिया, युनाइटेड स्टेटस | 3030 10: 18 :00 
हुचीझोऊ पंण्ड स्टोरेज विद्युत स्टेशन | गुभांगडोंग , चाइना 

2448 लागू नहीं 
लाडिंगटन पंपट स्टोरेज 

मिचिगन, यूनाइटेड स्टेटस 1872 08 : 00: 00 
ईएफडीए जेट फ्यूजन फ्लाइन्डील | एविंगडोन . ऑक्सफोर्डशायर . | 400 00 :00:50 


| 280 


100 


फलाईन्डील मैक्स प्लांक इंस्टीटयूट पल्सर विद्युत बावारिया , जर्मनी 387 00: 00: 12 

आपूर्ति सिस्टम 
रेटोक्स फलो बैटरी होस्काईडोबैटरी स्टोरेन प्लोजेक्ट जापान. होकाडो 

लागू नहीं 
स्टोरेज 
| बेटरी, लिबियम नेशनल विंड एण्ड सोलर एनर्जीस्टोरेज | चीन . हेबेई. झांगई 

लागू नहीं 
आयरन फॉस्फेट एण्ड पारेषणप्लोजेक्ट ] 
| सीएईएस क्लाफ्टरेक हंटोर्फ 

गोये हेल्मर 1ई. इल्मफलेय, | 321 02 : 00 : 00 

जर्मनी 
सीएईएस 

मैक्लिनटोश सीएईएस प्लांट अलाबामा , यूनाइटेड स्टेटस | 110 26 : 00 : 00 
10 मोल्टन साल्ट थर्मल | सोलाना सोलर जनरेटिंग प्लांट गिला बैंड. अरिजोना . 

06 : 00: 00 
स्टोरेज 

यूनाइटेड स्टेटस 
काम्सूसोलर वन पोफादर. नाईन केप. साउथ 

| 02 : 30 : 00 

अफ्रीका 
4. 4. 4 बारत में वर्तमान उर्चा बंडारण प्रमाती परियोजनाएं 

वर्तमान में भारतीय ग्रिड में अधिकतर पंड स्टोरेज हाइड्रो प्लांटस (पीएसएचपी) स्थापित है। सीईए द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार 
भारत में पीएसएचपीसमता 96 . 0 गीगावाट से अधिक है । हालांकि वर्तमान में पीएसएचपी की कुल स्थापित क्षमता 4800 मेगावॉट है जिसमें 

प्लांटस शामिल हैं। इसके अलावा पीएसएचपी के दो प्लांट टिहरी-1000 मेगावॉट एवं कोयना 80 मेगावॉट निर्माणाधीन है। इसके अलावा 
2600 मेगावॉट की संयुक्त क्षमता के उत्पादन के चार पीएसएचपी प्लांट ( कुंदाहु-600 मेगावॉट . माल्सेज घाट-700 मेगावॉट . हुम्बली - 400 
मेगावॉट एवं तुर्गा -1000 मेगावॉट ) से परिकल्पना की गई है। स्थापित किये गये ५ पीएसएचपी में से केवल [5] काम कर रहे हैं तथा लगभग 
2600 मेगावॉट ( नीसलाम एलबीपीएच- 800 मेगावॉट . पुरुलिया पीएसएस -500 मेगावॉट . कटमपराई-400 मेगावॉट घाटघर - 250 मेगावाट 
एवं भीरा-150 मेगावॉट की ऊर्जा का उत्पादन कर रहें है बाकी चार स्थापित - चार [4] पीएसपी सरदार सरोवर-1200 मेगावाट , नागार्जुन 
सागर -705 .60 मेगावॉट . कंदाना-240 मेगावॉट एवं पंछेर हिल- 40 मेगावॉट ] 21856 मेगावॉट की संयुक्त ऊर्जा उत्पादन के साथ प्रचलन में 
है। प्रचलन में न रहने के कारण टेलपूल डेम का अभाव व वाइब्रेशन की समस्या है । 


वर्तमान में पुंडचेरी में ग्निड से जुड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है । इस परियोजना के अंतर्गत तीन अलग 
अलग तकनीकें अर्थात एडवांस्ड लेड एसिड, लिथियम आयन और एनएएनआइसीएल2 एल्कालाइन फ्लो स्थापित किये जायेंगी 500 
किलोवॉटा30 मिन [250 किलोबाट प्रतिघंटारिटिंग एवं सोडियम निकल क्लोराइड एल्केलाइना फलो बैटरी के लिए एडवांस्ट लेड एसिड एवं 
लिथियम आयन आधारित बीईएसएस डिजाइन की गई है तथा 250 किलोबॉटा4 घटे [ 1 मेगावॉटा घंटा) के लिए सोडियम निकल क्लोराइड 
एल्कलाइन फलों बैटरी डिजाइन की जायेंगी। भविष्य में अक्षय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा के लिए सभी तीन प्रणालियों को मुख्य रूप से 
आवृत्ति विनियमन और समय बदलाव अनुप्रयोगों के लिए सभी तीन प्रणालियों का परीक्षण किया जायेगा । विद्युतग्रिड के पहुंचेरी सबस्टेशन में 
22 . 0.433 किलोवाट ट्रांसफार्मर के माध्यम से इन बीएईएसएस को नेटवर्क से जोडा जायेगा । 


तालहेती . राजस्थान में । मेगावॉट का अर्मल एनीं भंडारण प्रणाली चालू है राजस्थान और गुजरात राज्य में दो और छोटे पैमाने की मौल्टन 
साल्ट स्टोरेन आधारित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हैदराबाद में 1400 किलोवॉट गीगा-कैपेसिटर आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली 
निर्माणाधीन है । 
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4. 4. 
5र्चासंग्रह प्रपाती का रोडमैप 

बडे पैमाने पर नवीकरणीय एकीकरण योजना को ध्यान में रखते हुए और ऊर्जा भंडारण सुविधा की स्थापना के लिए निमन्लिखित गतिविधियों 
को तात्कालिक आधार पर अपनाया जा सकता है । 


AAA 


21856 मेगावॉट स्थापित पीएसएचपी को संचालित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। 

अनुमानित पंष्ट स्टोरेज हाइड्रोक्षमता को स्थापित करने में तेजी लानी चाहिए 
» स्थान ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार सिटिंग, साइनिंग और भंडारण प्रणाली के प्रकार का निर्धारण करने के लिए शोध किया जाना चाहिए। 


अध्याय - 5 


वर्ष 2021 - 22 के लिए विश्लेषण और अपवन 


5 . 1 


प्रस्तावना 


5 . 1 . 1 पारेषण प्रणाली का विस्तार पूरी की जाने वालीआवश्यक लोड मांग और उत्पादन संसाधनों की अभिवृद्धि पर निर्भर करता है। पारेषण नेटवर्क 

की आयोजना के लिए लोड मांग का पूर्वानुमान लगाना अनिवार्य है। इसमें पीक मांग संबंधी पूर्वानुमान , एक वर्ष के दौरान के साथ-साथ 
विभिन्न मौसमों / माहों में मांग में होने वाले उतार - चढ़ाव शामिल होते हैं . क्योंकि विद्युत पारेषण लाईनों पर प्रवाह वर्ष भर लोड उत्पादन 

परिदृश्यों के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। 
5 . 2 वर्ष 2021 - 22 अंच तक की अवधि के लिए पीक मांग पूर्वानुमान 
5 . 2. 1 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) को अंतिम रूप दे दिया गया है. जिसमें इलेक्ट्रिक पावर की मांग के संबंध में पूर्वानुमान लगाए गए हैं । 
तदनुसार वर्तमान अध्ययन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर . सेन्नवार और राज्यवार मांग पर विचार किया गया है. जो नीचे दी गई है : 

नातिका - 5. 2 .1 : वर्ष 2021 - 22 लिए वार्षिक पीक तोट 194 पीएस खानुमान 
पा2021 - 2 

कियापार 


उत्तरी क्षेत्र 


TSTTA 


458186 


पशिपीक्षेन 


71020 


481501 | 


431501 


52975 


420758 


दक्षिणी क्षेत्र 
| पूर्वी क्षेत्र 

उत्तर- पूर्व टेग 


28145 


171228 


20045 


4 . 99 


25804 


घटिल भारतीय 


22571 


114 


निर्यात: 


पांग्लादेश 


1100 


GHTS 


नेपाल 


Huil 


5808 


सा 


22741 


176273 


5.2. 2 वर्ष 2021 - 22 की अवधि के लिए रान्ववार सीएम पूर्वानुमान निन्नतिसित वातिका में रिए गए है: 


Grrr 

पायापार 


टाप 


रानीमा 


12222 


13518 


1888 


11816 


इत्यापा 
हिमाचल प्रदेश 
जपूधीरकपीर 
पंजाप 


SO9F 


1619 


14536 


72392 


टानरपान 


14. 55 


91216 


उत्तर प्रदेश 


23564 


150757 
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3180 


19416 


उत्तराखंड 
चंडीगर 


491 


2304 


दिल्ली 


7778 


कुल 


4111 


T471 

TSTTI 
पानी 
पीकवापार चानीजस्ता 

21424 
17 
1203 


13519 


99371 


7640 


| 
राप 

गुजरात 
मध्य प्रदेश 
छतीनगर 
महारा 
गोवा 
दायरा धीर नगर इपेली 
रमनीरीष 


2336 


189983 


BER 


FFAS 


1291 


2712 


स 


43111 


426 

71020 
तपपीत्र 
बीयापार 

11848 


टाप 


चाची जा 


धाभप्रदेश 


78540 


कर्नाटक 


14271 


35932 


F263 


31371 


केरल 
तमिलनाद 


20273 


185648 


14499 


64508 


तेलंगाना 
पथचेरी 
कुल 


563 


3564 
42073 


G2475 
पात्र 
पीकपाचार सानी नामा 

GETH 


53415 


टाप 
बिहार 
झारखंड 
घोडिशा 


5183 


30649 


5340 


32164 


पालमपगाल 


12663 


59361 


सिशिप 


5 


170 
2145 


स 


171228 


उत्तरखापत्र 


टाप्प 


कियापार 


चाची जागा 


असम 


2718 


14051 


पपिपुर 


410 


2108 


पेवालय 


4 


2566 


नगालैंड 


234 


1129 


त्रिपुरा 


391 


1595 


घरपाचल प्रदेश 


278 


1498 


मिजोरम 


171 


न 


24 


5 .2.3 मांग में वेत्रवार दि 
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तुलना के उद्देश्य से . वर्ष 2011- 12 से पीक मांग में क्षेत्रबार वृद्धि के रुझान नीचे तालिका में दिए गए हैं : 


त्र 


2011- 12ीक पांच | 2015 -17ीकमांव | 2021 -22चापित 
बाघाट 

बापार पीकपांव वापार 
40248 FASTE 

73770 


4282 


48531 


71020 


| उत्तरी 
पचिपी 
तपनीय 
पारी 
षोंगर 


STE99 


42252 


G297 


14707 


13908 


28145 


2487 


4499 


1920 
SARAS 


15-12 


ZZETF1 


___ _ 600 


1100 


बारेममिया 
पामा 
नेपाल 
पटान 
| पनिषागारेट 


200 


600 


150 


11SE 


2274451 


Regionwise Growth in Dermanc 11 - 12, 15 -17 & 21 -22 


IS 


Nuide Recivil WesleuR - jui SuLL 


FER VII El Rei 


Nuru Earle 


Re 


Alluvia 


Peak Lemand in 2011- 12 .MW 


e al: Lemand in 2016 - 17 . MW 


l eak Demand in 2021- 22 VM 


5 . 3 


पीक मांग में वृद्धि - रान्पचार 
तुलना के उद्देश्य से. वर्ष 2011-12 से पीक मांग में राज्यवार वृद्धि के रुझान नीचे तालिका में दिए गए हैं : 

उत्तरीत्र 


LITT 


2011 - 12 + 

बापार 


पांच | 2016 - 17 

वापार 


पांव | 2021 -22 + बबिपीक 

मांव मेवापार 


हारवाला 


6663 


2 


2 


2 


2 


हिमाम 


1897 


1499 


188 


चपरमार 


2365 


2675 


10471 


11418 


14366 


38 
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रानातान 


813 


10518 


14455 


उत्तर 


1203 


17188 


23664 


उत्तर : 


1512 


2037 


3180 


चंडी 


-- 


351 


491 


रिली 


F031 


7471 


उत्तरी 


42241 


F372 


73771 


राना 


पनिमीत्र 
2011 - 12 पीकमांब | 2016 - 17 + पीकमांब | 2021 -22 * चारीक 
बापार 

बापार 

पांबवापार 
10951 14724 

21424 


जया 


पसात 


911 


11512 


1FITH 


5239 


STE 


5208 


21059 


22516 


2636 


F27 


545 


E 


महाराष्ट्र 
गोपा 
रापरमपरहमी 
पनीररीष 
बाजनीय 


515 


784 


1291 


301 


42552 


|ी 


71020 


रान 


तपिवीत्र 
2011 -12 पीकमांव | 2016 -17 + पीकमांब | 2021 - 2 बायकमांव 
बापार 

बापार 
7027 7469 

11848 


त्रास 
मनास 


1054 


10261 


14271 


3516 


4132 


F263 


12618 


14323 


20273 


पिनाद 
मियाना 
परी 


7027 


9187 


14499 


335 


371 


FES 


2475 


- 


- 


2011 -12 पीकमांव | 2016 -17 कमांब | 2021 -22 किमान 
वापार बापार 

बापाट 
2031 

676 


बिहार 


2345 


2658 


F1HS 


पाडवा 


5340 


T93 | 


1268 


4112 
9245 | 

112 | 
TFTE 


शिका 
खात्र 


170 


100 | 
14717 


24 
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उत्तर- पत्रि 


LET 


2011 - 12 पीकपांग 2016 - 17 पीकपांव | 2021-22वासपीमांव 
बापार बापार 

बापार 


. ELI 


1112 


1673 


2718 


पधिर 


116 


410 


319 


463 


नाबा 


111 


14 


254 


विष्य 


215 


391 


पपासात 


278 


मनास 


RE 


171 


उत्तर - सव 


1224 


2487 


441 


5 . 4 


5 . 4 . 1 


पीक मांग के मासिक परिवर्तन 
पारेषण प्रणाली की आयोजना पीक लोड मांग को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। वर्ष के 9760 घंटों के दौरान लोड दैनिक , मासिक और 
मौसम के आधार पर परिवर्तित होता है। भारत में वर्ष के दौरान पीक घंटे पीक लोड) और ऑफ- पीक घटे (बिस लोड ) अलग- अलग होते हैं। 
सेन्नवार और राज्यवार लोड प्रोफाईल नीचे दर्शाए गए हैं । 


उत्तरी क्षेत्र - मासिक मांग परिवर्तन 


1000 


HaTV 


. 


. 


+ 


- Title::::li: 


F : :: E : I 


. 


" 


. . . . . . . " 


. 
. 
. 


AMAN 


. 


PeakDerrian,11% 


Eashmir 


BijHIHD 


4ILIT 


Nacri R ::ziuri 


Month 
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पश्चिमी क्षेत्र - मासिक मांग परिवर्तन 


- Chhatisgarh 


.COM 


- Daman & Olu 


HU 


PeakDemand,in 


Ilvell 
- GHI 


- GI 


ता . 


Madhya Pradesh 


| 


| 


- 


Maharashra 


H - HIRinri 


Month 


दक्षिणी क्षेत्र - मासिक मांग परिवर्तन 


110. DH 


100. 


. . . . . 


. . . . . . 


800 


Andhra Pradesh 


PealDonand,in% 


Kurriak : 


Pr: IndihITY 


I 


NJOU 


February 


Month 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ पूर्वी क्षेत्र - मासिक मांग परिवर्तन 


11:1.: 


1UIDE 


. 


. 


. 


. 


Lil .JI 


Peakemand,inX 


. harihar 


HILI TIHILI 


H 


Month 


पूर्वोत्तर क्षेत्र - मासिक मांग परिवर्तन 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Aruna : Iral Frudesti 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


...... 


. 


. 


. 


. " 


. . . 


. . 


PraEIFreind.in 


. 


. . 


PERH 


NER 


Monch 
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अखिल भारतीय स्तर पर मासिक मांग परिवर्तन 


11 


Inni 


PeakDemand,inX 


7003, 


NLI: 


AIIIIII 


Month 


. 


5 . 4 . 2 इन लोडप्लोफाईलों का महत्व संभावित पारेषण आयोजना में होता है. मोंकि यह महत्वपूर्ण लोड उत्पादन परिदृश्यों , जिनमें प्रणाली पर 

अधिकतम दबाव होता है . की पहचान करने में सहायक होते हैं। 
5 . 5 वर्ष 2021- 22 के अंत तक उतारन बमता 
5 .5 .1 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारंपरिक जीवाश्म ईधन से लगभग 98 .660 मेगावाट उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है। 

यह आकलन विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं द्वारा की गई प्रगति और हासिल किए गए लक्ष्यों के आधार पर लगाया गया है. जिनका 

कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्यवारा क्षेत्रवार समता निम्नलिखित तालिका में दी गई है। 
वातिका - 5 . 5 .1 : उतारन में वेत्रवार वृद्धि 


बायोमाचार 12वीयोमारेषा 


2021- 2 


| सांचापित 
( 202224 


0909 


79104 


51192 


125382 


प . 


. . 


F2261 


115099 


49316 


152445 


43437 


37394 


49706 


127529 


12530 


40225 


22976 


F8001 


रणे. 
पोनरव 
चामचाय 


1765 


690 


5210 


1151 


522 


1765 


FA-420 


CFT 


126 


1542 


2940 


वनिवागन 


। 


111126 


21374 


17 - 245 


440112 


*संकितअनधिमेंद्र की गई समता सहिता 


[ TT III - aus 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


INSTALLED CAPACITY AT THE END OF THE 

12TH PLAN 

TOTAL - 326 ,832 MW 
Solar, 12,290 Biomass, 8,254 

Small 
Wind , 32,278 

Hydro , 4,381 


Nuclear , ,720 


Hydro , 44 .478 


Thermal, 2 , 18 ,23 


INSTALLED CAPACITY ADDITION IN 13TH 

PLAN 
TOTAL- 176 , 305 MW. 

__ Hydro, 1,629 


Biomass , 768 


_ _ Thierrrial,48,261 


Sclar, 87 , 802 


Hydro , 5 ,823 
Nuclear 3 . 300 


Wind , 27,722 


44 
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INSTALLED CAPACITY AT THE END OF 2021 -22 

TOTAL- 480420 MW 


Hydro . 51 , 311 

_ Nuclear. 10 ,080 


Thuirid, ED. DEO 


Therm:I, 2, 438 


Solar. 1 . 00092 


Small 
Hydro, 6, 010 


_ BiomersS. 9 062 


5 .5 .2 निम्नलिखित तालिकाओं में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उत्पादन परिदृश्य दिए गए हैं ( बंद की गई क्षमता सहित ) 


नातिका - 5 .5 .2 : 12वीक्विवियोना2012-17मस्तालममता 


म 


12वीं पंचवीबोचना पापना 
हाडी | निबर | पन | बीर पायोपा नवा 

उत्तरी 
___ ॥ ॥ ॥ 1 | 

| 74 | 


TET 


F972 


G223 


933 


1036 


176 


3118 


1F8 


5453 


| हावापा 
हिमाम 
चम्बरसमीर 
चाल 
रामान 
उत्तर 
उत्तर 


FFFil 


1206 


794 


188 


171 


B909 


। 


531 


411 


1180 


4262 


1318 


119 


16692 


22375 


4 


11 


1938 


25518 


__ 02 
___ STH 


| 
| 


| 
| 


SST 
24 


| 
| 


25 
20 


40 


| 


| 


4722 | 


SI48 


3104 


| 


चंडी 
सउत्तरी 


17 


___ 16 

॥ 
2430 


IT 
SE 


। 


| | 
1720 | 422 

जितात्र 


47434 


12F2T 


14. 3 


7 - 114 


जया 


28557 


__ 1990 


1249 


___ 


1 


| 


32768 


17066 


2395 


2498 


EET 


97 


22998 


पसात 
बनी 


20308 


120 


129 


228 


20851 


27476 


26587 


1400 


4771 


42 


2073 


39410 


43 


पार 
बोचा 
सरीरनगरहनी | 
सनरीष 
स पी | 


11 


4 


| 


11 


| | 

11 | 
732 || 14 | 1200 | 2701 | 241 

रधिषीत्र 
1150 

3614 1857 

435 


15907 


2 


स्नास 


न 


36E7 


580 


71 


1028 


143 


1226 


। 


20328 
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___ 45 


| 


4 


2 


2 


74 


| 


॥ 


| 


218 


| 


291F | 
24403 


14119 


2208 


24- 


7351 


1691 


566 


125 


किनाद 
निबाना 


GS 


2767 


100 


1287 


1F8 


10995 


सतवास 


44 


| 


11111 


| 


| 


147 


| 


2433 


1114 | 


11344 


20 | 1 
पात्र 


। 


470 


109 


| 


118 


| 


1 


| 


F028 


| बिहार 
शाम 


5715 


273 


6015 


FERI 


2142 


॥ 


॥ 


| 


0 


| 


11216 


५ 
26 


14251 


1278 


15954 


1965 


2017 


विप 
पात्र 


STE 


11 


237 


| 43 


241 


44221 


उत्तर- खीर 


1189 


। 


1570 


। 


_ 145 


। 
। 


। 
। 


। 
। 


॥ 


। 
। 
| 


। 
। 


॥ 


। 
। 
| 


325 
__ 105 

3 
___ 
। 

_____ 40 


। 
। 
| 


। 


SH 


31 


106 


112 


16 


| नायर 

| 
नाबा 
विष्य 

| 
परवाना 
मिचीस 

- बाजार 
पंढमानरबार 


1154 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


10 


510 


217 


1242 


25 


51 


G 


| समचाय । 


2113 


41478 


3271 


122 - 1 


2 - 4 | 431 


212 


5 .5 . 3 निम्नलिखित तालिकाओं में वह उत्पादन परिदृश्य दिया गया है. जो वर्ष 2017 - 22 की अवधि के दौरान जोड़ी जा सकती हैं : 


नातिका - 553: 2017- 22 रोमनलालसमताबविडिवीअंमेगावाटमा 

2017 - 2 सैरान पाना पषिपहि - संचापियामासनमार 
हाली | नानवर 

बार | पायापार 


मा 
4r 


उत्तरीत्र 


4151 | 


4125 


। 


b 
זז 


GE 


3157 


17 
416 


| 
| 


113 


1570 


978 


S978 


हावापा 
हिमामास 
चमारपीट 
चाल 
रामासान 
उत्तर 
उन 
रिती 


3140 


1400 


4818 


5949 


12607 


BF80 


10550 


161 


12101 


221 


GET 


124 


491 


35410 


2728 


16 


2738 


156 


186 


सत्ता 


11721 


26 


27801 


14 


1159 | 


F1122 


1440 41 || 

निमीत्र 
1400 

5450 
712 


Bi0 


6771 


228 


12662 


FIT 
पश्यति 


4240 


4318 


12760 


1664 | 


HIT4 


महायद 


2430 


॥ 


॥ 


28 | 


2624 


11474 | 


9F 


| 


1123 


16828 | 
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38 


SE 


445 


445 


बोषा 
सरकारनपरहमी । 
सनबरीच 
स -माजी । 


18 


188 


11 


1 


27 


315 


1511 


रधिषीत्र 

4481 


2400 


1 


93 | 


12974 


नति 


1170 


2449 


4569 


241 


BF29 


in 


| 


1716 


1855 


5906 


Film 


987 


7153 


17686 


480 


1Hill 


I45 


। 


6516 


मिनाद 
बाना 

य 
स - पीपे 


245 


। 


154 


11 . 


12117 


217 


| 


241 


241 


TIG 


खात्र 


बिहार 


F210 


2534 


7679 


1980 


| 


1972 | 
1972 


|। 


398 


3270 


2298 


FFFE 


| पनि 


। 


450 


120 


4810 | 


360 


S 


391 


सन - सीपत्र 


1411 


471 


1151 


11 


22471 


उत्तर- पत्रि 


286 


51 


937 


पावर 


105 


105 


151 


201 


61 


61 


100 


100 


710 


4 


नाबा 
विर 
पपासास 
पिनोस 
| - जरव । 
पंढपानरनिबार | 


844 
132 | 


HI 


| 


| 


2 | 


॥ 


26 


11. 


11 


- 


- 


ZSHA 


| 


| 


F95 


131 


120 


| 
71731 
1635 


| उस पानगर 


। 


21 | 


23 | 


30 


27722 | 


ITROZ 


| 


124 


5 . 5 . 4 निम्नलिखित तालिका में वह परिदृश्य दर्शाया गया है. जो वर्ष 2021-22 के अंत तक संभावित है । वर्ष 2017 - 22 के दौरान बंद होने की 

संभावना वाली क्षमता को घटाने के बाद] । वर्ष 2021- 22 के अंत तक कुल संभावित स्थापित क्षमता 480. 4 गीगावाट के क्रम में होने की 
उम्मीद है . जिसमें लगभग 175 गीगावाट नवीकरणीय उत्पादन समता शामिल है। पारेषण आयोजना के उद्देश्य से ऐसी लगभग 60 गीगावाट 
पचन . 100 गीगाबाट सौर . 09 गीगाबाट बायोमास और 06 गीगावाट लघु जल विद्युत क्षमता पर विचार किया गया है. जिसके लिए सूचना 

उपलब्ध थी। 
नातिका - 5 .5 . 4: वर्ष 2021 - 22 के अंत में संचाविन उतारन क्षमा 


( सचीवमेवाबाट में 


रान 


स 


iN 


150 


पा221 224पापिया 
पान । हाली | नकबर | पपन । तर पाबापानरचना 

उत्तरीत्र 
5762 

4142 
11286 | 

176 | 

1500 | 
TF | IF| 

115F | 

1 | 
4350 1205 

4772 138 

171 


हावामा 
| हिमान 

मीरमपीट 


74 


। 
। 


10158 
13562 

023 
11187 
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47 


11153 


411 


2580 


360 


F752 


119 


26549 


0956 


F12 


10697 


2019 


44718 


रानातान 
उत्तर 
उत्तर 
रिली 


G015 


900 


197 


| 


Til | 


6949 


2208 


2762 


F002 


___ 153 


18 


| 


उत्तरी 


54241 | 


22 -13 


31111 


271 


212 | 122 


जमिनीत 
1840 | 


23927 


1990 


0 | 


8020 


268 


25 


4 690 


चया 
मनस 


21475 


2395 


5200 


FTTE 


54928 


25412 


120 


1733 


228 


76 


EFFE 


F2 


123 


18 


महाराष्ट्र 

2958 267 1400 760 11926 2173 

FF918 
___ 368 

415 
सरपरम्परहनी 

449 

449 
199 

199 
स - बहिनी । 17424 72 

Zz0 23410 

271G 

172445 
रपिवीत्र 
त्रास 

17547 2110 

5100 Ghull 436 

242 54935 
नास 

5268 SHET 

F200 5697 1463 1457 

27637 
694 1942 

1370 

218 

4771 
मिना 

14794 2208 2440 11848 

634 536 

41678 
बाना B0 2867 2000 

132285 
245 

279 
स - तली 502315 127 

22 27ESO 

27521 
खाकर 
बिहार 9510 

186 71 12272 
6906 273 

1995 

10 

61ES 
पादा 

11540 2142 2577 | 

15974 
पनि 

12531 1818 4336 

19164 
TET 2320 

F2 

2418 
स - खात्र 3 . 2 . . 11737 | 

247 FHI1 
उत्तर- पत्र 
1425 325 

2447 
पपिए 36105 

251 
72 | 161 | 

564 
नाबाट 

31 

167 
विष्य 1132 

106 

16 

1254 
पपासात 1115 

200 

1364 
चास 

___ 72 

41 

173 
कुल -पूर्वोत्तर क्षेत 213 2012 | 

. . 1247 | 

| 2 | 210 
पंटपानीरवार 

72 
நர் 5231 

| 120 | 76231 
| स वनिपग 2433 1. 301 0 . 

01 102 12 | G10 430420 
5 .5 . 5 वर्ष 2021- 22 के अंत तक 225 .7 गीगावाट की वार्षिक पीक लोड मांग को पूरा करने के लिए लगभग 480 .4 गीगावाट की उपर्युक्त उत्पादन 

समताएं पर्याप्त होंगी। 
5 . 6 

पारंप धमना अवश्यकता का अक्सन : 
पारेषण प्रणाली आवश्यकता का आकलन राज्य स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है, जिसे क्षेत्रीय स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर 
एकीकृत किया जाता है। किसी भी दिए गए राज्य में राज्य क्षेत्र के उत्पादन को पूरी तरह से आयोजक राज्य , आयोजक राज्य तथा आईपीपी के 
लिए 100 % शेयरधारिता के साथ एक से अधिक राज्यों के साथ- साथ उत्पादन स्टेशनों को सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रीय उत्पादन क्षेत्र के 
साथ पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की अपनी विद्युत मांग होती है। किसी राज्य में सभी स्रोतों से विद्युत की 


14 


105 


31 


76 


51 
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5 . 7 


निबल उपलब्धता और इसकी मांग से उस राज्य में निबल आयात अथवा निर्यात का पता चलता है। किसी एक क्षेत्र में राज्यों की आयात अथवा 
निर्यात आवश्यकता के एकीकरण और विविधता घटक को ध्यान में रखते हुए अंतर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण आवश्यकता का अनुमान लगाया 
जाता है। पारेषण प्रणाली की आवश्यकता का निर्धारण अतर राज्य और अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से 
किया जाता है। 
तोड उतारन संतुलन संबंधी पहत : 
पारेषण प्रणाली की आवश्यकता का अनुमान लगाने के प्रयोजन से विभिन्न स्थितियों के तहत प्रत्येक सेन्ना राज्य में अधिशेष विद्युत विद्युत की 
कमी का पता लगाना महत्त्वपूर्ण होता है . जिनसे संगत क्षेत्र राज्य की आयातनिर्यात आवश्यकता का पता चलेगा। इसके लिएकिसी क्षेत्र राज्य 
में उपलब्ध कुल विद्युत पर किसी राज्य के वर्गीकरण को कोई तरजीह दिए बिना संगत क्षेत्र राज्य में भौतिक रूप से अवस्थित उत्पादन 
परियोजनाओं के आधार पर विचार किया जाता है । राज्य क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र राज्य क्षेत्र आईपीपी परियोजनाओं से विद्युत की संयुक्त 
उपलब्धता के साथ- साथ संभावित मांग के आधार पर आयात निर्यात आवश्यकता की गणना की गई है. जो नीचे दर्शाई गई है : 


क्षेत्र / राज्य - 1 

(निर्यात करने वाला ) 
उत्पादन 
राज्य क्षेत्र 

विद्युत की 
केंदीय 

संयुक्त 
Nआईपीपी 

बनाता 


क्षेत्र / राज्य - 2 

( आयात करने वाला ) 
उत्पादन 

राज्य क्षेत्र । विद्युत की 
केंद्रीय 

संयुक्त 
| आईपीपी रात्रता 


मांग 


मांग 


यदि उपलब्धता > मांग 


यदि उपलब्धता < मांग 


5 . 8 वर्ष 2021 -22 के लिए तोड उतारन परिव और पारंप अमना अवश्यकताएं 
5 . 8 . 1 आधारभूत लोड उत्पादन परिदृश्य की गणना मौसम संबंधी तिमाही भार और उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुरुप विभिन्न परिदृश्यों , 

विशेष रूप से आयात करने वाले खेलों में त्वरित वृद्धि के कारण प्रेषण में होने वाले उतार -चढ़ावों आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है। 
5 . 8 . 2 आधारभूत लोड उत्पादन परिदृश्य 4 तिमाहियों के लिए तैयार किए गए हैं । योजना अवधि ( 2017 - 22 ] के लिए पड़ोसी सार्क देशों के साथ 

विद्युत के आदान-प्रदान में भूटान से लगभग 4482 मेगावाट का आयात और बांगलादेश को 1100 मेगावाट का निर्यात शामिल है। नेपाल के 
साथ अंत : संपर्क का सदुपयोग विद्युत के आयात और निर्यात दोनों के लिए किया जाएगा और निबल आदान - प्रदान न के बराबर माना गया है । 
पड़ोसी सार्क देशों के साथ आयात और निर्यात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 -22 के अंत में क्षेत्रवार स्थापित क्षमता और पीक मांग नीचे दी 

गई है। 
तालिका 5.8.1 - वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर संभावित अखिल भारतीय स्थापित समता तथा पीक मांग 
कविता नी चन नाभि बारपाया रचन 
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पार . 
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अलित भारतीय स्तर पर समता में होरखाह और रानमेव बाबा सावित है। 
5 . 8. 3 विभिन्न प्रकार के उत्पादन के लिए पीक उपलब्धता घटक , जो मौसम / मासिक लोड परिवर्तनों पर भी निर्भर होते हैं . पर नए पारेषण 

आयोजना मानदंडों में दिए गए घटकों के आधार पर विचार किया गया है। तथापि गैस की कम उपलश्यता और नवीकरणीय उत्पादन की 
अनिश्चितता के कारण गैस और नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए उपलब्धता घटक तुलनात्मक रूप से कम लिया गया है। तदनुसार 4 

तिमाहियों के लिए लोड उत्पादन संतुलन और संगत पारेषण क्षमता आवश्यकता नीचे तालिका 5 .83 - 5 .86 में दी गई है । 
5 . 8 . 4 इन तालिकाओं से यह देखा जा सकता है कि उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में कमी बनी रहेगी और अन्य तीन क्षेत्रों में विद्युत अधिशेष बना रहेगा . 

जिससे प्रत्येक तिमाही में पीक घंटों के दौरान इन कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति की जाएगी । इन परिदृश्यों को उद्दीप्त करने के लिए 

किए गए अध्ययनों के परिणाम अनुबंधों में दिए गए हैं । 
5 . 8 .5 इन दोनों क्षेत्रों में मांग अधिक होने वाले परिदृश्य के लिए उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में 3000 मेगावाट के अतिरिक्त पीक लोड के लिए 

संवेदनशीलता अध्ययन किए गए हैं और उनके परिणाम क्रमश: नातिका 5 . 8 .7 और 5 .8 . 8 में दिए गए हैं । 
तालिका 5 .83 -तिमाही -1 – 2021- 22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन |मेगावाट में ) 
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तालिका 5 . 8 . 4 - विमाही 2 - 2021 -22 के लिए उपसम्बना अधारित तोड उतारन संचलन (मेगावाट म ) 
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तालिका 5 .88 - तिमाही 4 - 2021 - 22 लिए उपलब्धता अबारित तोड उतारन संचलन ( मेवाबाट म) : [उच्च द. से. मांग ] 
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5 .9 
5. 9. 1 


विद्युत प्रणाली अध्ययन 
मौजूदा और निर्माणाधीन पारेषण प्रणाली की पर्याप्तता और अतिरिक्त पारेषण प्रणाली की आवश्यकता का आकलन राज्य के साथ- साथ 
अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली के विद्युत प्रणाली नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्युत प्रणाली अध्ययनों के आधार पर किया गया है । इस 
अध्याय के पूर्ववर्ती खंडों में बताए गए लोड उत्पादन संतुलन परिदृश्यों को वर्ष की विभिन्न तिमाहियों के लिए उद्दीप्त किया गया है । वर्ष 
2021- 22 की समय सीमा के लिए लोड प्रवाह अध्ययन किए गए हैं । मौजूदा पारेषण प्रणाली और उत्पादन परियोजनाओं के साथ - साथ ऐसी 
परियोजनाएं जिनकी योजना पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात 2017-22 के लिए तैयार की गई है, को इस अध्ययन में शामिल किया गया है। 
प्रथम चरण के रुप में प्रत्येक तिमाही के लिए आधारभूत मामला विश्लेषण और संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया और फिर अंतरक्षेत्रीय 
महत्वपूर्ण कोरिडोरों के लिए एन - 2 आउटेज हेतु आकस्मिकता / आउटेज विश्लेषण एवं संवेदनशीलता विश्लेषण भी किए गए। 


5. 9. 2 


5.9. 3 


क्षेत्रों के साथ- साथ प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के बीच विद्युत प्रवाह के संदर्भ में अध्ययन परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं । विभिन्न स्थितियों के लिए 
विद्युत प्रवाह के विवरण विस्तार से नीचे दिए गए हैं । 
आधारभूत मामला अध्ययनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से न्यूनतम उत्पादन (पवन ऊर्जा से कम और सौर उत्पादन से शून्य) पर विचार 
किया गया है । बायोमास और लघु जल विद्युत स्रोतों से उत्पादन निम्नतर वोल्टेज स्तरों (अर्थात 11 केवी/33 केवी) पर संबद्ध करने की 
संभावना है । तदनुसार संगत राज्य / क्षेत्र में इन उत्पादनों को संबंधित राज्य क्षेत्र की मांग के विरूद्ध समायोजित किया गया है । तथापि पवन 
ऊर्जा उत्पादन को 66 केवी / 110 केवी / 132 केवी अथवा उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर ग्रिड के साथ संबद्ध माना गया है । 
आधारभूत मामले के लिए विश्लेषण - तिमाही लोड उत्पादन परिदृश्य 
क्षेत्रों के बीच विद्युत प्रवाह 


5 . 10 
5. 10.1 


अध्ययन के परिणामों से यह देखा जा सकता है कि मौजूदा, निर्माणाधीन और वर्ष 2017- 22 की अवधि के लिए योजनाबद्ध पारेषण प्रणाली 
अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश के क्षेत्रों में और के बीच विद्युत के अंतरण के लिए पर्याप्त होगी । 4 तिमाहियों में से प्रत्येक तिमाही 
के लिए आधारभूत मामले में अंतरक्षेत्रीय विद्युत प्रवाह के विवरण निम्नलिखित चित्रों (चित्र 5. 1 - 5 .6) में दर्शाए गए हैं । 

चित्र - 5.1 : वर्ष 2021 -22 में प्रथम तिमाही के दौरान अंतरक्षेत्रीय विद्युत प्रवाह 
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Tutplu / berlebec + / - ) 


WORTHOP FETISH 


Availability 


ER 


ELITENS FEGRO 


12522 W 


Did 


Lacl l . . 


10371 


WR 


>> BANGLADESH 


843 MW 


SR 


1-5 .3:af 2021- 22 Årdt faire 


fare 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 Q3 


BHUTAN 


Base Case 


NEPAL 


NR 


NER 
HEITH ESTERN FECITI 

Purpluabelcitar 


NORTHER REGION 

Surplus Deficit [ + 1 = 1 


- 1766 


x 


= 10121 


2 


Avilluilty 


54911 


ER 


Surplu Dafleiutaja 


+ 


720 MW 


ATuIility 


JU ! HN 


WR 


>> BANGLADESH 


HESTITS LEGION 1 


10415 MM 


AT IBILILY 


7058T ME 


SR 


SOUTHERN RESIE 

Surplue / 21 - ELT = r = 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


1 -5.4 :28 2021-22 i 


fag 


e t face 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 Q4 


BHUTAN 


Base Case 


NEPAL 


2102 


V 


NR 


NER 


WORHEEN REGION 

Sups / b = !1ili - 


Suplimeler- 1 - 1 


LLETLEN LETICS - 

Burple / bubele [ + / - ) 
Dund lacl laceus 


5418 WW 


1 .310 HOME 


WR 


=> BANGLADESH 


SR 


S 


UTH LIECISI 


-5 .5:af 2021- 22 i fad fr33. . . anaifanyak 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021. 22 Q2 High NR . 


BHUTAN 


Base Case 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTH EASTEEN FEDICINA 


RIHEEN REGION ; 
upIun Dell | 


LUDI DIH . 

Susplua / + E1cie - / - ) 
Lund ( Losi lon 


WR 


> BANGLADESH 


Irailability 


2018 WW 


SR 


11141 V 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


चित्र -5.6: वर्ष 2021 - 22 में चौथी तिमाही उच्च द. क्षे. के दौरान अंतरक्षेत्रीय विद्युत प्रवाह 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 Q4 High SR 


BHUTAN 


Base Case 


NEPAL 


122H 


NR 


NER 


WORTS ELSTEEN REGION 1 


NORTHERN FEZIONI 

SurpHHELLE + / - ] 


। 


54610 MM 


ER 


LILETUL JUICY - 

Purplar= LLE = 1 
Band finel lanen 


WR 


BANGLADESH 


Arintity 


W - THEFN RENT 


5. 10. 2 राज्यों के बीच विद्युत प्रवाह (क्षेत्रवार ) 

प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक क्षेत्र के राज्यों के बीच विस्तृत विद्युत प्रवाह और टाई -लाईन प्रवाह तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3 
और तिमाही 4 के लिए क्रमश: अनुबंध 5 .1 से 5.4 में नीचेदिए गए विवरण के अनुसार दिए गए हैं : 


क्षेत्राराज्य 


मामला अध्ययन 


उ . क्षे . राज्य 


प . क्षे . राज्य 


द . क्षे . राज्य 


तिमाही -1 
अनुबंध-5. 1क 
(तिमाही -1 ) 
अनुबंध- 5 .1ख 
(तिमाही -1 ) 
अनुबंध-5.1ग 
(तिमाही - 1) 
अनुबंध- 5 . 11 
(तिमाही -1 ) 
अनुबंध-5.1ड. 
(तिमाही - 1 ) 


तिमाही - 2 
अनुबंध-5. 2क 
(तिमाही - 2) 
अनुबंध-5 . 2ख 
(तिमाही -2 ) 
अनुबंध- 5 .2ग 
(तिमाही -2) 
अनुबंध-5. 21 
( तिमाही - 2 ) 
अनुबंध -5. 2ड. 
(तिमाही - 2) 


तिमाही - 3 
अनुबंध -5 .3क 
(तिमाही -3 ) 
अनुबंध- 5.3ख 
(तिमाही - 3) 
अनुबंध-5. 3ग 
(तिमाही -3 ) 
अनुबंध-5 . 31 
(तिमाही - 3) 
अनुबंध-5 . 3ड. 
(तिमाही -3) 


तिमाही - 4 
अनुबंध-5 . 4क 
(तिमाही - 4 ) 
अनुबंध-5. 4ख 
(तिमाही -4 ) 
अनुबंध- 5. 4ग 
(तिमाही -4 ) 
अनुबंध- 5.4घ 
(तिमाही -4) 
अनुबंध-5. 4ड. 
(तिमाही - 4) 


पूक्षे. राज्य 


पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य 


5 . 11 विद्युत प्रवाह अध्ययन परिणामों का विश्लेषण 

प्रणाली अध्ययनों से यह देखा गया कि दक्षिण क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र की दिशा में योजनाबद्ध पारेषण कॉरिडोर सामान्य के साथ 
साथ एन-1 और एन -2 आकस्मिकता स्थितियों में वर्ष 2021 -22 के अंत तक दक्षिण क्षेत्र । उत्तर क्षेत्र की आकलित आयात 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


fahrt1 ( 5 . 5 ) 


FLET: 5.17 


POWER SCENARIO :NORTHERN REGION 


Surplus / Deficit [ = = 
Deod ( inoi losseo ) 
Availability 


(BY END OF XHI PLAN ) 


HIMCEL. : 
Supplea / deficiet 
Desund [ incl les 
Availability 


5479 


PAKISTAN 


PUNJAB : 
Surplus /Deficit ( +/ 


93 MN 


- 7371 
11658 YM 


1073 MW 
1422ML 

CELSIDIGE.H! 
Surplus / Defleit ( + / - ) 
Demand linel loudes ) 
Availability, 


Ava ! lability 


VT APNELLTD 
Surplus / Deficit [ + / - 1 
Dond line ! lesse ) 
Availablilty 


525 MN 
2595 M 
3063 HW 


402 MW 


3380 MW 


BO MW 


- 149 VW 


948 MW 


| BIHAR 


Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demund [ incl leuses) 
vallability 


276 
11539 M2 
11014 M 


FLARIALA 
Surplus / Deficit [ + / - ) 
Deaned ( incl locnen ) 
Availability 


9752 1 
5369 KM 


1007 VW 


Surplus / Defleit ( + / - ) 
Destand ( incl losses ) 
Avuilnbility 


IUHEE HUT 


HAI TÁ PH. 


581 MW 

GULRAT 


SI MW 
MP 


= 4540 


DELFI : 
Surplus / Deficit ( + / = ) 
Demand ( inal loses ) 
Availability 


1286 m 


MP 


2852 MW 
W BENGAL TALPURDU HVDC 


fahrt2 ( 3 . 7.) 


STEET: 5 . 2 


POWER SCENARIO :NORTHERN REGION 


Surplus / Dellele ( + / 
Demand ( inal losses ) 
Availability 


( BY END OF XII PLAN ) 


89 MIN 


EIMLCEAL 
Surplus / Deficit [ + / - 1 

and finel logas 
Availability 


7610 MM 


FILL 


1665 MW 


PAKISTAN 


FUSIJZE : 
Surplus / Deficit ( + / = ) 


€ 


12830 M 
4281 MM 


- 454 GH 


hvallability 


CHANDIGARH 
Burplus Deflelt + 
Demand ( Inel logs 
Avallability 


Surplus / befiast ( + / - ) 
Dynand ( incl loueca ) 
Avuilability 


1251 M 


2325 MW 


T - 51 VW 


216 


W 


54 WWW 


217 MW 

BIHAR 


Surplus/ deficit ( + / - ) 
Denuind ( incl loides ) 
Availability 


- 1868 M 
11039 MNA 
11221 MM 


FARYANA 
Surplug / Detielt [ + / - ) 
Demand (inel 10884 
Availability 


- 5701 M 

TH Hà 
5009 N 


Surplus / Deficit ( + / - ) 
De and final loads) 
Availability 


- 1974 KN 
18795 HH 


MUNDRA HVDC CHAIJPA _ POOL 


GUJFIAT 


MP 


- 5202 MM 


57 MW 


Surplus / Defiait ( + 1 - ) 
Demand ( incl losses ) 
Availability 


134 


4156 W 


MP 


W BENGAL (ALIPUADU HVDC , 


2557 HW 


[ TT HI - TUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


fah 


3 ( . ST.) 


STEET : 5 .37 


POWER SCENARIO :NORTHERN REGION 


Surplus / tuuriait (+ - ) 
Dund ( inal lol ) 
Avallability 

125 MW 


100 MA 
2387 NN 
2497 W 


(BY END OF XIN PLAN ) 


HIMACHAL 
Surplum / Dat101t. [ + / 
Deand ( inal 10 - 14 ) 
Arailability 


PAKISTAN 


Surplus / Deficit ( + / - ) 
Dead ( inc! loacea ) 
Avaliability 


11500 TON 


CELDIGREE 
Surplus / fleit + 1 - 1 
Demand finel losses 
Availability 


TARIKHAND : 
Surplus / Deficit ] 
Dend ligoI one. ) 
Availability 


1150 HH 
2505 MIN 


- 585 VW 


B.HAR 


Surplus / Deflele [ + / - ) 
Demund (Inel 19 s ) 
Availability 


Surplus / Deficit ( + / = ) 
Dond ( inol lossns ) 
Availability 


5665 M 


Surplus /DefLeit ( + / - ) 


890 MW 


18737 MN 


ATAÍLability 


MUNDRA HVEC CHANPA POO 


1600 MW 420 MW 

GURAT NP 


DELFI ! 
Purplen / Deficit ( + / - ) 
Dound [ incl loma) 


MP 


2852 UW 
W BENGAL (ALIPURDU HVOCH 


Part 4 ( 3 


) 


ain : 5 . 47 


POWER SCENARIO :NORTHERN REGION 

(@ Y END OF XM PLAN) 


201 V 


Surplu , Dulalt 1- 1 
De and final lossus ) 
Availability 


75 IN 


HIMACHALI 
Surplus : Deficit ( / - ) 
Demand ( inel les * 
1 ATALlability 


! 


1441 MM 
5459 M 


1118 WW 


112ww 


PAKISTAN 


Surplus / Deflett ( / - ) 
Demand finel lansea 


11020 10 
4791 HH 


CELANDIGARH : 
Surplus / Dallcit [ + / - 1 
Dand finell o ] 
Availability 


- 374 HA 
374 MM 


UTMED 
Surplus Doflait ( + 1 ) 
Dand (Inal los . . . ) 


RAJASTANE 
Surpius , Defcit ( 1 - 1 


B HAR 


FARYANA 
Surplus / Deficit [ 
Deind ( inal loan 
Availability 


Avall mbility 


11191 MM 


Surplus Doflait ( + / - 1 
Darvind [ incl 15000 
Availability 


WT 


1801 ) MH 
20407 MM 


HUNDRA HVDC CHAMPA _ POOL 


1650 MW 

GLIPAT 


933 MW 
MP 


DELHI : 
Duplu / bafleit ( + / - ) 
Duund [incl lotin 
Availability 


5510 MM 


191 MET 

UP 


2852 WW 
WEENGAL (ALIPURDU HVDC 


58 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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fariet 1 (T. .) 


anlata : 5 . 12 


POWER SCENARIO : WESTERN REGION 
(BY END OF XUI PLAN ) HARYANA 

RAJASTHANA 


MADHYA PRADESH 


HARYANA 


HADITA FRADUR1 


12704 HW 


UTTAR PRADESH 


GUJARAT 


CILLUT 


DD 


DNH 


CHHATTISGARH 


MAHARASHTRA 


CILATTICU 


I 


JHARKHAND 


HLHAUSTM 

Burleskefiel : / - 1 


Ality 


Hi Em 


Availability 


1111 L 


ODISHA 


38-13 MM 


1074 MIN 


GOA 


TAMILNADU 


TELANGANA 


plus / Date [ + - 1 
Downd incl Lo 


— KARNATAKA 


faret 2(4. ) 


apa:5 .20 


POWER SCENARIO : WESTERN REGION 
(BY END OF XIH PLAN ) HARYANA 

RAJASTHAN 


MADHYA PRADESH 


HARYANA 


| MODA PRADESA E 

Surplus De ICLETE 
DAH [ lnol 101 
Availability 


UTTAR PRADESH 


GUJARAT 


LUMAT 
Surplum iD = ficit [ - ] 


kvailabilUET 


DU DH 


115 MN 


CHHATTISGARH 


MAHARASHTRA 


CILLATTISGAUL 


JHARKHAND 


Surplus / Duficiel 


Demand inel 19 . 10 
ATELlability 


1116 ) H 

5734 
19117 E 


Availability 


12149 


ODISHA 


- 11 


GOA 


TAMILNADU 


TELANGANA 


lurplus befigit [ / 
Dulud Linel 1 
Availability 


- KARNATAKA 


[ TT HI - TUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


fast 3 (n .) 


T: 5. 30 


POWER SCENARIO : WESTERN REGION 
BY END OF XHI PLAN ) HARYANA 

RAJASTHANA 


MADHYA PRADESH 


HARYANA 


HUDUTTA PAIN : 
Sarpluatiit ( + / - 1 


EL M 


UTTAR PRADESH 


GUJARAT 


Lrallability 


lurplus Deficit [ = 1 


19271 MM 


Availability 


DD 


DHH . 


CHHATTISGARH 


MAHARASHTRA 


CTUHATTISGAUTI 

Furplu /bficie + / 
bind isel los 


JHARKHAND 


Sarplus / Defiastc = 1 


22 = 75 W 


Availability 


ODISHA 


3815 MET 


GOA 


TAMILNADU 


TELANGANA 


Surploe bafisat ( + 1 - 1 
Des finel lors 


KARNATAKA 


fahrt 4 ( . 9 .) 


quia : 5 .40 


POWER SCENARIO : WESTERN REGION 
(BY END OF XIH PLAN ) HARYANA 

RAJASTHAN 


MADHYA PRADESH 


HARYANA 


- 


Earplurilici 
Duand unel leus 
Availability 


UTTAR PRADESH 


14111 W 


GUJARAT 


1917 


GULAT : 

Surplus / Deficit [ + / - ) 
De and final Loan 
Availability 


DD 


DNH 


DNH 


131 


CHHATTISGARH 


MAHARASHTRA 


CHIATTIS 

Surplus petiit [ + / - 1 
Dezand tunel los . 
Availability 


JHARKHAND 


Samplus / 


fu . E 


= ) 


1306 HH 


Arilobiliar 


ODISHA 


TAMILNADU 


TELANGANA 


- 152 HW 


Surplusieutiaider 
Duund fisel le 
Lullability 


KARNATAKA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


fahrt 1 ( . ..) 


25 
.11 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 


(BY END OF XIII PLAN ) 


WR MAHARASHTRA) 


1074 KW 


WR(MAHARASHTRA ) TALCHER HVDC (ER ) 


ER (ODISHA ) 


TELANGANA 


2010 IN 


TOJ W 


Surplu deficit ( + 1 - 1 
Did [ inel 1 ] 
Availability 


11406 MW 


ANDHRA PRADESH 


GE 1 


KARNATAKA 


WR (GOAK 


162 V 


TAUTIEN I 

Surplus / Delicit 


) 


- 1469 


ADIL PRADESH 
Surplus / Deficit ( + / - ) 
Duod finel 1o . . . 
Availability 


217T HH 
5324 KW 


AvailabilLLT 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC (WR) 


3213 4 


Eplusſuficit [ + / - 1 
Band final legal 
Availability 


TUIL NILE 
Heplus befielu [ + / - ) 
Dund ( nel 1 stas ] 


1532 


135 H 
16077 # 


PONDICHERRY 


fairet 2(5. ) 


aga: 5 . 21 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 


( BY END OF XHI PLAN ) 


WR( MAHARASHTRA ) 


WR MAHARASHTRA ) TALCHEA HVDC (ERT) 


ER (ODISHA ) 


TELANGANA 


TELANJALAL 
Turplus Deficit [ + 1 1 


1111 


Availability 


ANDHRA PRADESH 


KARNATAKA 


WR (GOAK 


= 


237 W 


ANDHRA PRADESH 
lurplus Detroit ( + / - ) 
Demandi ( incl 10 . . . ) 
Availability 


hvillibility 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC (WR) 


TAMIL NADU 


Surplus / betluit ( + / 
Demand ( incl 100ER 
Yalability 


Dund (inal one. ) 


- 


PONDICHERRY 


[ ATT III , qus 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 (E . ..) 


ala : 5 .3 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 


(BY END OF XH PLAN ) 


WR (MAHARASHTRA ) 


2194 MM 


WR(MAHARASHTRA) TALCHER HYDC (ER ) 


ER (ODISHA ) 


TELANGANA 


2010 


1331 kW 


Surplus / Deflaisir 


- 1737 
1132 ) 


Avellability 


ANDHRA PRADESH 


KARNATAKA 


WR (GOAK 


Hopiva / Deficit ( + / - 1 


AUDI TUDES : 
Burplus Deflelta 
band [ incl loun ) 
Availability 


1100 MM 

9115 
103 ] YN 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC (WA ) 


2576 MM 


Surplus / 


ait ( + 7 = 1 


TAMIL HDU : 
Surplus / Detielt ( + / - ) 
Dead ( incl losse 
Availability 


- 173 ) W 
15043 W 


> PONDICHERRY 


GIT4 ( s. a .) 


area : 5 .41 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 

(BY END OF XII PLAN ) 


WR (MAHARASHTRA) 


WR(MAHARASHTRA ) 


TALCHER HVDC (ER ) 


ER(ODISHA) 


| TELANGANA 


IS HN 


Surplus / Dateit ( + / - ) 
Demund ( incl lossen 


1256 ) MM 


ANDHRA PRADESH 


KARNATAKA 


WR (GOAK 


Surplus Delici . [ + / = 1 
Do 

nol lain 
kvailability 


- 3311 
12510 MM 
9201 MM 


- 1575 W 


ALMDHA TRADESH : 

Sharplus / bafiait - / 
RL Did [ incl learn 

Avaliability 


19797 


- 111 WN 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC ( 

WR) 


Surplus / ballelta 


- 1171 


Hvailability 


1502 M 


TAMIL VIDU 
Surplus / mafialt ( + 1 = ) 
Demand [incl les . . ) 
Arulability 


5 PONDICHERRY 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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falet 1 ( 2 .) 


anda : 5.19 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 

(BY END OF XIII PLAN ) 


SIKKIM 


SIKKIM 

Surplus / Dafieitto - 1 
Daund finel lon ) 
Availability 


141 MM 


BIHAR 


BIHARI 

Surplus / Delicity 
De und inel losses ) 
kvailability 


T60 MM 


NR (UP ) 


- 


1031 HW 


– BHUTAN 


1749 


WEST BENGAL 


NR (UP ) < 


- 1265 *** NER (AS ) 


HVDC 


HENT TENJILI 

Surplus / Deflaltter - 
Dan [ lnel lan ] 
Avaliability 


10701 


JHARKHAND 


> BANGLADESH 


JHARTHMID : 

Surplus / Delleil / - 1 
Dend finel 105 
Availability 


1333 MH 


WR (Chhat.) 


ODISHA 


] 


4605 MW 


ODISHA : 

Surplus / Baricit 
Durand final 100 
ATuilability 


WR (Chhat.) 


HUI 


HVDC 


2030 


203 


तिमाही 2 ( पू. क्षे.) 


: 5. 27 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 

( BY END OF XLII PLAN ) 


SIKKIM 


Sarplan / Bericit ( + 1 = 1 
Daund teel 101 


BIHAR 


BIHAR 


DER 


final lo 


5737 W 


NR (UP ) 4 


BHUTAN 


WEST BENGAL 


HSŽ HN 


NR (UP ) 6 


NER (AS ) 


HVOC 


SurplaabetitC + / 
Daund finel los 
Albi115T 


JHARKHAND 


BANGLADESH 


plus / Dallait 


1 - 1 


Amltility 


WR ( Chhat.) 


ODISHA 


ODISHA 

Surplus / buficiul 
bend [ incl leli 
Availability 


WA (Chhalid 


HVDC 


SR (KA ) 


SR (AP ) 


[ 4T1 III - QU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


fast 3 ( ) 


T: 5 .39 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 


SIKKIM 


(BY END OF XIII PLAN ) 


Demand linel loue 
Ivallability 


BIHAR 


Turplus /TTLELE 14 - 


NA (UP) & 


Lailability 


- BHUTAN 


WEST BENGAL 


NA (UP) 


NEA (AS ) 


HVDC 


Hooplu / Delicita 


1013 HW 
1152 B HOM 


JHARKHAND 


Availability 


BANGLADESH 


plus / borlelt ( + / - 1 


811 WH 


WR (Chhal.) 


ODISHA 


Surplus Deficiar 
bund finel Lou 


15TB HW 


WR ( Chhat. ) 


HVDC 


FHT4 (q ) 


ul.... 


alert 


5 .47 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 


SIKKIM 


(BY END OF XHI PLAN ) 


Demand Cinel locum 
kvailabili 


773 MH 
151 1 


BIHAR 


Surplus / beit[ / 
Dund dieel lei . . . ) 


NA (UP ) € 


BHUTAN 


WEST BENGAL 


NR (UP ) & 


NER (AS ) 


HVDC 


WLST LENTIAL 

lurple/ DatiLTOF - 1 
Du final la . ) 


JHARKHAND 


- 177 H 


>> BANGLADESH 


upluribuficit 


= 1 


Avuilbility 


WR (Chhat. ) 


ODISHA 


CDISEL. : 

lurplumefiuit 
D [ incl leuen 
Availability 


4756 MM 


WR ( Chhal ia 1306 w 


HVDC 


2010 


| 


SR (KA ) 


SR (AP ) 


64 
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तिमाही 1 (पूर्वोत्तर क्षेत्र ) 


a : 5. 17 . 


POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 


BY END OF XIII PLAN ) 


ARUNACHAL PRADESH 


BHUTAN 


90 


1 


2 . 31 


EA (WB ) 


NAGALAND 


DE 


CI 16 


Tin 


ER (WE ) = ( 


MEGHALAYA 


HAHIPUR 


TRIPURA 


HIZORAH 


BANGLA 
DESH 


bepluubiet = 


LLLLL 


SI 


तिमाही (पूर्वोत्तर क्षेत्र) 


ala : 5 . 25 


POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 


(BY END OF XIN PLAN ) 


ARUNACHAL PRADESH 


BHUTAN 


Tarplum hefticis cur 


Availability 


hrullah1. ty 


131 M 


ER (WB) 


117 


ASSAM 


NAGALAND 


ER (WB ) 0 


MEGHALAYA 


HANIPUR 


HIGILLATA 

bafflufficit [ 7 - ] 


LNTPUR 
Surpluriente / = 1 
Deoand incl leine 
Lailability 


427 HW 


EL 


TRIPURA 


MIZORAM 


BANGLA 4 
DESH 


DurplurefLeuc - 


huplurile 
Did Leelle 


11 HH 


313 


[ 411 HI - Tus 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तिमाही (पूर्वोत्तर क्षेत्र ) 


ancia : 5 .33 . 


POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 

(BY END OF XII PLAN ) 


ARUNACHAL PRADESH 


BHUTAN 


677 MW 


26T1 HN 


SurplusDefLeit ( + / - 1 
Bernd finel lonel 
Arulability 


Surplus , Datiile 
Dund ( incl Luk 
Ayallah111tY 


ER (WB ) 


115 W 


ASSAM 


NAGALAND 


Surpluuid = fleis 
Demand ( ingl Low 
kv . ilahi ILEY 


= 1045 MH 
2075 H 


E 


Aynilability 


ER (WB ) 


MEGHALAYA 


MANIPUR 


HIGULATA 


MANIPURI 

Surplus belleit [ - ] 


Availability 


177 


TRIPURA 


HIZORAM 


BANGLA 
DESH 


HIBONUM 

Surplus Dafteit 11 
Dand inal lom 
Aralıb111tY 


301 MM 


Desd [ incl los 


Part4 ( qatar 


) 


Ein : 5 . 45 . 


POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 


(BY END OF XIN PLANJ 


ARUNACHAL PRADESH 


BHUTAN 


2113 


ER (WB) 


ASSAM 


NAGALAND 


2117 
1002 HE 


AVL Lability 


Na 


ER (WB ) € 


HALL 


MEGHALAYA 


231 


MANIPUR 


urpirkstiet - 


TRIPURA 


MIZORAM 


DESH 


Gurple 
Delinci 


J11 M 
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5.12 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 175 गीगावाट उत्पादन के एकीकरण के लिए विश्लेषण बौर अध्ययन 
5.12.1 उपर बताए गए विद्युत प्रवाह अध्ययन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से न्यूनतम उत्पादन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर 

आधारित थे। लगभग 175 गीगावाट की नवीकरणीय उत्पादन क्षमता के एकीकरण में लगभग 60 गीगावाट पवन , 100 
गीगावाट सौर, 9 गीगावाट बायोमास और 6 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता शामिल है । बायोमास और लघु जल विद्युत स्रोतों 
से उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन के अधिकांश भाग को निम्नतर वोल्टेज स्तरों (अर्थात 11 केवी/ 33 केवी ) पर संबद्ध किए 
जाने की संभावना है। 


5 . 12. 2 विद्युत प्रणाली अध्ययन के मामले 


वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली की आयोजना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से केबल ग्रिड संबद्ध उत्पादन को ही 
शामिल किया गया है, जिसके लिए यह माना गया है कि यह लगभग 94 गीगावाट (पवन और सौर उत्पादन) है। 100 गीगावाट 
के सौर उत्पादन में से केवल लगभग 34 गीगावाट , जिसके 66 केवी/ 110 केवी/132 केवी अथवा उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर 
ग्रिड से संबद्ध होने की उम्मीद है , पर ही सिमुलेशन के लिए विचार किया गया है। शेष बचे सौर उत्पादन के लिए यह माना गया 
है कि यह या तो रूफ टॉप उत्पादन है अथवा 11 केवी/ 33 केवी स्तर पर संबद्ध वितरित उत्पादन है, जिसके लिए मांग को 
संबंधित क्षेत्रों में समायोजित कर लिया गया है । तथापि 60 गीगावाट पवन उत्पादन को 66 केवी/ 110 केवी / 132 केवी अथवा 
उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर ग्रिड के साथ संबद्ध माना गया है। तदनुसार 3 संभावित परिदृश्य : अर्थात दोपहर वाली उच्च 
पवन, दोपहर वाली निम्न पवन और शाम वाली उच्च पवन तथा शाम वाली निम्न पवन उद्दीप्त किए गए हैं और अंतरक्षेत्रीय 

विद्युत प्रवाहों में संगत परिवर्तन नीचे उल्लिखित अनुबंधों में दर्शाए गए हैं । 
क्षेत्राराज्य 

मामला बध्ययन 
तिमाही- 1 तिमाही - 2 तिमाही - 3 

तिमाही - 4 
दोपहर वाली उच्च पवन अनुबंध- 5 .5क अनुबंध -5.6क अनुबंध-5 .7क अनुबंध-5 . 8क 

( तिमाही - 1 ) 

(तिमाही - 2) (तिमाही -3 ) (तिमाही - 4 ) 
दोपहर वाली निम्न पवन अनुबंध- 5.5ख अनुबंध - 5. 6ख 

अनुबंध- 5 .7ख 

अनुबंध- 5 . 8ख 
(तिमाही -1 ) (तिमाही - 2) (तिमाही - 3) (तिमाही -4 ) 
शाम वाली उच्च पवन 

अनुबंध-5.5ग अनुबंध-5.6ग अनुबंध-5 .7ग अनुबंध- 5. 8ग 
(तिमाही - 1) (तिमाही - 2) (तिमाही - 3) (तिमाही -4 ) 


पवन 


हास 


द. क्षे. 


1. दोपहर वाली उच्च पवन 
तिमाही1 - 2021-22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन (मेगावाट में ) 
क्षेत्र कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर 

सौर | बायोमास | लघु | 

कुल मांग वृद्धि 
जल 

विद्युत 
| उ. क्षे . 24182 | 0 0 2296 2416 4300 18671 1118 | 265 53248 | 67695 | - 14447 
प . क्षे. 43054 | 0 0 739 2592 11300 17046 1114 53 | 75899 62941 | 12958 
21270 

0 

1277 3056 14100 16518 1173 205 57599 | 55300 2299 
पूक्षे. 19554 0 0 613 0 0 7042 | 219 30 27458 25530 1928 
पूर्वोत्तर क्षेत्र 374 | 0 0 2050 

724 / 036 / 1339 3992 - 2653 
| 108434 0 0 5130 | 8064 | 30000 60055 / 3625 601 215909 | 214689 1220 
| बांगलादेश 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 -1100 
नेपाल ० ० 00 

०००00 600 - 600 
| भूटान 0 0 
448 ०० 

448 

448 
अखिल भारत 108434 | 0 

5578 8064 30000 60055 | 3625 | 601 | 216358 | 216389 
+ सार्क देश 


- 32 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


तिमाही2- 2021 -22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादनसंतुलन (मेगावाट में) 


क्षेत्र 


कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर 


पवन 


वृद्धिा 


सौर | बायोमास __ लघु 

जल 
विद्युत 


ह्रास 


24157 


6887 


2416 


4300 | 15560 


1118 


796 


55233 | 72221 | - 16988 


43011 


2218 


2592 | 11300 14205 


1114 | 160 


74600 


60490 


14110 


द . क्षे. 


21249 


| 


3831 


3056 14100 13765 


1173 


614 | 


57787 | 


53453 


4335 


पूक्षे. 


195340 


19534 


1840 


| 


5869 


219 


89 


27551 


27045 


506 


पूर्वोत्तर क्षेत्र 


3740 


616 


604 


10 


1700 


4210 


- 2509 


कुल 


108326 


5390 


8064 | 30000 


50046 


3625 | 1803 


217254 216947 


307 


बांगलादेश 


00 


0 


1100 


- 1100 


नेपाल 


0 


600 


- 600 


भूटान 


1345 


1345 


1345 


अखिल भारत 108326 


0 


16735 


8064 | 30000 


50046 | 


3625 | 1803 218598 | 218647 


48 


+ सार्क देश 


तिमाही3 - 2021-22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन (मेगावाट में ) 


क्षेत्र 


कोयला गैस | डीजी जलविद्युत न्यूक्लियर 


पवन 


सौर | बायोमास | लघु जलविद्युत | 


कुल 


मांग 


वृद्धिा 


हास 


उ . क्षे . 


31451 


0 


0 | 


2296 


2416 | 1720 | 15560 | 1118 


54825 


| 67394 | -12569 


प . क्षे . 


55996 


0 


0 | 


739 


2592 


___ 4520 | 14205 | 


1114 


79220 


66532 


12688 


द . क्षे . 


27664 


276640 


0 


1277 


1277 


3056 


3056 


5640 | 13765 | 1173 


52780 | 


55480 


- 2701 


पूक्षे. 


25432 | 0 | 0 | 


613 


5869 


32162 


26274 


5889 


पूर्वोत्तर क्षेत्र 


___ 48700 


205 


0 


0 


604 


___ 1331 । 


4322 


- 2991 


कुल 


141030 


5130 


8064 


50046 


3625 


220496 


219204 | 


1291 


बांगलादेश 


0 


0 


1100 


- 1100 


नेपाल 


600 


- 600 


भूटान 


448 


448 


448 


अखिल भारत 141030 | 

| 0 


0 | 


5578 


8064 | 12000 


50046 | 


3625 


220944 


220904 


40 


+ सार्क देश 


68 
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तिमाही4 - 2021-22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन (मेगावाट में) 


क्षेत्र 


कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर 


पवन 


सौर | बायोमास 


लघु 


कुल 


मार 


वृद्धि 


जल 


विद्युत 


हास 


उ . क्षे . 


32711 


2296 


2416 


1720 | 15560 


1398 


265 


56364 


64923 


- 8559 


प . क्षे . 


58240 


739 


2592 ___ 4520 


14205 


1393 


53 


81742 | 


69102 | 12640 


द . क्षे . 


28773 


1277 


3056 


5640 | 13765 


1467 || 


205 


54181 


61275 


- 7093 


पूक्षे. 


26451 | 0 


613 


. 


5869 


274 


274 


33236 


27289 


5947 


पूर्वोत्तर क्षेत्र 


506 


205 


० 


604 


036 


1351 


4378 


- 3027 


कुल 


146680 


5130 


8064 12000 


50046 


4531 


227052 | 225751 


1301 


बांगलादेश 


1100 


- 1100 


नेपाल 


600 


- 600 


भूटान 


448 


448 


448 


अखिल भारत 146680 


0 


5578 


8064 | 12000 | 50046 


4531601 | 227500 


227451 


+ सार्क देश 


3. दोपहर वाली निम्न पवन 
तिमाही1 - 2021- 22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादनसंतुलन (मेगावाट में)) 
क्षेत्र 

___ कोयला गैस डीजी | जल विद्युत न्यूक्लियर | पवन सौर | बायोमास 


माग 


लघु 

जल 
विद्युत 
265 


बृद्धि 
हास 


० 


2296 | 


1118 


55162 | 67695 - 12532 


739 


2416 860 18671 | 

| 
2592 | 2260 17046 
3056 2820 16518 


1114 


15 


76393 


62941 


13452 


1277 


1173 


205 


51029 


55300 


4271 


613 


7042 


219 


30 


31788 


25530 


6258 


36 


उ. क्षे . 29536 / ० 
प . क्षे . 

52588 
द . क्षे. 

25981 
पूक्षे. 23884 | 0 
पूर्वोत्तर क्षेत्र | 457 | 0 

132446 ० 
बांगलादेश ० ० 
नेपाल 

० ० 

0 0 
अखिल भारत 132446 | ० 
+ सार्क देश 


0 205 0 

724 | 

1422 
० 5130 8064 6000 60055 |____ 3625 | 601 215921 

0 
०००००० 

0 
0 448 

448 
० 5578 
5578 8064 6000 60055 3625 

| 216370 


3992 
214689 
1100 
600 


- 2570 
1232 
- 1100 


0 


- 600 


भूटान 


448 


216389 


- 20 
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| तिमाही2- 2021- 22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन (मेगावाट में) 


क्षेत्र 


कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर पवन 


सौर बायोमास 


मांग 


लघु 
जल 


वृद्धिा 


विद्युत 


ह्रास 


उ. क्षे. 


29517 


0 


6887 


2416 | 860 | 15560 


1118 


796 


57153 


72221 | - 15068 


प . क्षे . 


52554 


0 


0 


2218 


2592 | 2260 


14205 


1114 


160 


75103 


60490 


14613 


द . क्षे . 


25963 | 0 


0 


3831 


3056 


2820 


13765 


1173 


614 || 51222 | 


53453 


- 2231 


पूक्षे. 


23868 


1840 


0 


5869 


___ 219 


89 , 31885 


27045 


4840 


पूर्वोत्तर क्षेत्र 


457 


616 


0 


604 


107 | 


1783 


___ 4210 


- 2427 


कुल 


132359 


० 


15390 


8064 6000 


50046 


3625 


1803 217288 


216947 


341 


बांगलादेश 


0 


० 


___ 1100 


. 


- 1100 


० 


नेपाल 


० 


०००० 


600 


600 


- 600 


भूटान 


० 


1345 


1345 


० 


1345 


० 


० 


16735 


8064 6000 50046 


3625 | 1803 | 218632 218647 


- 15 


अखिल भारत 132359 
+ सार्क देश 


| तिमाही3 - 2021 - 22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन (मेगावाट में ) 
क्षेत्र 

कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर पवन सौर | बायोमास 


लघु 
जल 


वृद्धिा 


विद्युत 


हास 


उ . क्षे . 


34116 


2296 


2416 


0 


15560 


1118 


265 || 


55770 


67394 | - 11624 


प . क्षे. 


607420 


739 


2592 


0 


14205 


1114 


53 


79446 


66532 


12914 


द. क्षे. 


30009 | 


० 


० 


1277 


3056 


0 13765 


___ 1173 


205 


49484 


55480 


- 5996 


पूक्षे. 


27587 


613 


0 


5869 


219 


30 


34318 


26274 


8044 


पूर्वोत्तर क्षेत्र 


528 | 0 


० 


205 


0 


604 


4322 


- 2949 


___ 36 | 1373 

601 | 220447 


कुल 


1529810 


० 


5130 


050046 


3625 


219204 


1243 


बांगलादेश 


० 


0 


1100 | 


- 1100 


नेपाल 


० 


० 


600 


- 600 


भूटान 


0 


0 


० 


448 


448 


448 


अखिल भारत 152981 


5578 


50046 


3625 


601 || 220896 220904 


० 


+ सार्क देश 
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तिमाही4 - 2021-22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादनसंतुलन (मेगावाट में) 


क्षेत्र 


कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर पवन 


कुल 


मांग 


सौर बायोमास लघुजल 

विद्युत 


वृद्धि 


हास 


उ. क्षे . 


35376 


० 


० 


2296 


2416 


15560 


___ 1398 | 


265 


57310 


64923 


- 7614 


प . क्षे. 


62985 


739 


25920 


14205 | 


1393 


53 


81968 


69102 | 


12865 


31117 


1277 


3056 


13765 


1467 


205 


50886 


61275 


- 10389 


पूक्षे. 


28606 


| 


0 


० 


613 


5869 


274 


30 


35391 


27289 


8103 


पूर्वोत्तर क्षेत्र 


० 


548 | 0 


205 


604 


36 | 


1392 


___ 4378 


- 2986 


कुल 


158631 


0 


5130 


8064 


50046 


4531 


601 227003 225751 


1252 


बांगलादेश 


00 


1100 


- 1100 


नेपाल 


0 


600 


- 600 


भूटान 


448 


०० 


448 


० 


अखिल भारत 158631 


0 


5578 


80640 


50046 


4531 


601 227452 227451 


+ सार्क देश 


4 . 


शाम वाली उच्च पवन 


माग 


वृद्धिा 


विद्युत 


213 


तिमाही1 - 2021-22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादनसंतुलन (मेगावाट म ) 
क्षेत्र कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर पवन सौर बायोमास लघु जल 

हास 
उ . क्षे . 32105 | 0 0 9182 | 2416 51600 1118 | 1061 | 51042 | 67695 | - 16653 
प. क्षे . 57161 0 0 2957 | 2592 | 13560 0 1114 213 77598 62941 | 14657 
द . क्षे. 28240 ० 0 51083056 169200 1173818 | 55315 55300 14 
पूक्षे. __ 25961 | 0 0 2453 0 0 0 219 119 , 28752 25530 | 3222 
पूर्वोत्तर क्षेत्र 497 0 0 821 

0 0 0 143 1461 3992 ___ - 2531 
| 143963 0 0 205208064 36000 0 3625 2404214576214689 ___ - 113 
बांगलादेश 

1100 - 1100 
नेपाल 

600 - 600 
भूटान ० ० ० 1793 

1793 | 

1793 
अखिल भारत 143963 . 

8064 | 36000 0 3625 2404 216369 216389 - 20 
+ सार्क देश 


0 


22313 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तिमाही2- 2021-22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन (मेगावाट में ) 
क्षेत्र 

कोयला | गैस | डीजी | जल विद्युत | न्यूक्लियर पवन सौर बायोमास 


1118 


0 
0 


1114 | 
1173 
219 


2985100 
| प . क्षे. 531490 0 
| द . क्षे . 

26258 | 0 0 
पूक्षे. 24139 0 0 
| पूर्वोत्तर क्षेत्र 46200 
कुल 

133859 / 0 
बांगलादेश 

० ० ० 
नेपाल 

0 0 0 
भूटान 

0 0 0 
अखिल भारत 133859 0 

0 
+ सार्क देश 


13773 241651600 
4435 2592 | 135600 
7661 | 3056 16920 
3680 | 0 0 
12310 00 
30781 8064 36000 

० ० ० 

0 0 0 
2689 | 0 0 
33470 || 8064 | 36000 


लघुजल | कुल मांग | वृद्धि 
विद्युत 

हास 
1591 53910 72221 - 18311 

320 7517060490 14681 
1227 | 56295 53453 2842 
178 | 28216 | 27045 1171 
215 1908 4210 - 2302 
3606 215934 216947 | - 1013 

० ० 1100 - 1100 
0 0 600 - 600 

0 2689 0 2689 
3606 218623218647 ___ - 23 


3625 


० 
0 
0 


० 
0 
0 


0 


3620 


3625 


तिमाही3 - 2021- 22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन (मेगावाट में ) 
क्षेत्र 

कोयला गैस डीजी जल विद्युत न्यूक्लियर पवन सौर बायोमास 


कुल 


0 


0 
० 


1118 | 
__ 1114 


AA 


__ 0 


1173 


० 


11478 | 24163440 
3696 2592 9040 
6385 3056 11280 
3067 
3067 ० ० 
10260 0 
25651 | 8064 | 24000 


219 


| उ . क्षे . 34407 | 0 

61260 ० 

30264 
|पूछे. 27822 

27822 0 
| पूर्वोत्तर क्षेत्र 533 0 

| 154285 | 0 
बांगलादेश 
नेपाल 

0 0 
भूटान 

0 0 
अखिल भारत | 154285 | 
+ सार्क देश 


0 


0 
0 
0 
0 


219 
0 
3625 


लघुजल 

माग वृद्धिा 
विद्युत 

हास 
1326 | 54184 | 67394 | - 13210 

267 | 77968 66532 11436 
1023 53181 55480 - 2300 
149 
149 31256 _ 26274 _ _ 4983 

31256 26274 4983 
179 | 1738 4322 - 2584 
3005 218629 | 219204 

____ 1100 - 1100 

600 _ - 600 
2241 

2241 
3005 220870 220904 

- 34 


0 


- 575 


। 


0 


2241 


००० 

० ० 
8064 | 240000 / 


0 


27892 


TITITI 


3625 


तिमाही4 - 2021 - 22 के लिए उपलब्धता आधारित लोड उत्पादन संतुलन ( मेगावाट में ) 
क्षेत्र 

कोयला गैस डीजी जल विद्युत | न्यूक्लियर पवन सौर बायोमास | लघु जलविद्युत 


कुल | 


मांग | 


वृद्धि 


पूखे. 


37048 

9182 2416 34400 | ___ 1398 1061 54544 | 64923 | - 10379 
65962 

2957 2592 

9040 ___ 1393 

213 82157 69102 13054 
द . शे . 32588 0 5108 3056 | 11280 

1467 

818 54316 61275 -6959 
29958 

2453 0 0 0 274 | 

119 32804 27289 5515 
पूर्वोत्तर क्षेत्र | 573 | 0 0 821 | 0000 143 1537 4378 - 2840 
166128 20520 8064 | 24000 

4531 

2404 | 225648 | 225751 -103 
बांगलादेश 000 

0 1100 -1100 
नेपाल 0000000000 600 

- 600 
भूटान 0 0 0 1793 | 0 0 0 0 

1793 

1793 
अखिल भारत | 166128 22313 

4531 
8064 | 
22313 | 
0 

24000 

8064 | 24000 | 0 
| 166128 | 0 

4531 | 2404 227440 
2404 | 227440 | 227451 

227451 -11 
+ सार्क देश 


कुल 


0 


0 


0 


72 
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तिमाही 1 ( दोपहर वाली उच्च पवन ) 


a : 5 .59 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 


BHUTAN 


EXPORT 


435 MM 


NEPAL 


NR 


NORTHERN TECHN : 

Surplus / Deficit ( + / - 1 
Dound (ingl 1901 
Availability 


NER 
ORTN DUTENRICE 
Turplus / Deflais + = 1 
Demand (incl losses 
MaliablILEY 


- 14584 MM 
5316H KK 


3533 MM 


ER 


11 TT 


RIDGIGN 


14016 WW 


Dend ( incl 196 * * ) 
Arnilubility 


WR 


> BANGLADESH 


WESTERN REGION : 

Surplus / Deficit [ + / - ) 


14208 MW 
52485 


Availability 


995 HW 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficité - / = ) 
Derand ( inel losses ) 
Availability 


2502 MA 
43204 MA 
45606 MM 


तिमाही1 ( दोपहर की निम्न पवन) 


a : 5 .59 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


NEPAL 


141 VW 


50 


W 


NR 


NORTHGUN TEQICH 


NER 
NGITI ENSIEUN JEGION 

Upl /blicit 
Dan ( incl 100 


- 12424 W 


ER 


ERSTERI AD1011 

Duopilu l ait 
Dund Laal 10 
Lullability 


/ 

. ) 


20437 HM 


WR 


> BANGLADESH 


BUEGI 


ELGECI - 1 


THIT Hai 


Avallability 


1770 MW 


SR 


SOUTHERN FIGIONI 


[ ATT III , qus 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


fahret 1 (2114 


349 4441) 


HO : 5 .5T 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 


BHUTAN 


EXPORT 


1777 MM 


NEPAL 


NR 


NORTHLAN REGION - 

Surplus / bullele [ + / - ) 
Demand (Inel losses ) 


NER 
NORTH EASTERN ELEONE 

Surplus / baflclt ( + 7 ) 
Demand ( incl losses ) 
hyallability 


- 16548 
65425 MN 


4034 MA 


ER 


15122 MM 


EASTEEN EDICA 

Duelus / badialet 
Durd ( inel los 
Availability 


) 


WR 


> BANGLADESH 


WESTERN REGION : 

Surpluo / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 


15832 M 
62289 MW 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Deband ( incl losses ) 
Availability 


22 MB 
53082 MN 
53104 MM 


तिमाही 2 ( दोपहर वाली उच्च पवन) 


: 5 .64 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 


BHUTAN 


ΓΥΠΕΞ 


NEPAL 


111 WW 


NR 


NER 
NORTH EASTERN REGION = 

plus / Daticiet = r = 1 


Juiplus. bucleiti 


- 1704214 


ER 


FAITESON ZEPION 1 

durpiusfósticit [ + / - 1 


22015 IN 
22577 MM 


Avallaillty 


WR 


D BANGLADESH 


Nuplu buti 1 + 1 = 1 


Availuilty 


SR 


SOUTHERN CGEX 


74 
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तिमाही 2 ( दोपहर बाली निम्न पवन 


384. 5 .60 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


NEPAL 


110 VW 


NR 


NER 
HORIH EASILY REDION # 

Fueplus / bulicit + / - 1 


NORTHERN FREON . 

Buplus /ballett ( + / - ) 


- 15019 HH 


Avaliability 


Availability 


43746 M 


ER 


CISTERN DIONI 

Euriu / befiait - 1 
Dund inal love 
Lyan ability 


36971 HW 


WR 


> BANGLADESH 


WESTERN FECIOMI 

Nusplan / Enfielefe 


Avaliability 


56724 MN 


157 MW 


SR 


SOUTHERN IGIONI 


तिमाही 2 (शाम वाली उच्च पवन ) 


an: 5 .6T 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


NER 


Surplus / bariit + = ] 


- 210 MM 


Avality 


ER 


ETITE MEDIO 

Sieplon / Dulalt 1 
Dund in 1 1a . 


1111 H 


WR 


BANGLADESH 


KLIITELI HIGIE 


1 


19407 


SR 


1 


final loti . 


[ TT HI - TUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तिमाही 3 ( दोपहर वाली उच्च पवन ) 


a : 5 .75 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


EXPORT 


NEPAL 


NR 


MOOIE 71020 = 

Jurplus / Deficio + / = ) 
Demand ( ingl 10 ) 


NER 
NORTH EASTLAUT EIGT049 

Surplus dilclt [ + / - 1 
Dennand (incl losses ) 
Availability 


- 3021 KM 
4026 MM 
1005 H 


42BEZ HA 


ER 


Cuplus / Teficit = - 1 


21019 H 
11748 M 


hvallability 


WR 


=> BANGLADESH 


WESTERN REGION : 

Surplus /Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Avaliability 


13340 MN 
57897 MW 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( inci logges ) 
Availability 


- 2615 MM 
44851 MB 
42236 MW 


तिमाही3(दोपहर वाली निम्नपवन ) 


A 


: 5 . 7a 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


NER 
HATA EASTEPM MUIGION : 


NORTHERN SCION ! 

Husplus belielu 


= 


Availability 


ER 


10913 MW 


ELASTEFN EIN 

Durplus / tieiti + / - ) 
Em clnl lontan 
Avallability 


100 ) HA 
21760 HZ 


WR 


= BANGLADESH 


TESTERI 

Peplubit LGLET + 1 = 1 


Availability 


SR 


Kuplusbeitelst = 1 


= 5 930 MM 
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( harft 32497 ) 


aula : 5.7T 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


EXPORT 


NEPAL 


132 MW 


NR 


NER 
FECION 


MORIN ELITE 


NORTHERW REGION 

Burplus /bucleler - > 


Dennd ( incl lesa 
Avallabil 


17TI WA 


Availability 


ER 


537 


EASTERN PEGION 

Niplus / ballele [ + 1 


11124 W 


Ivallability 


31094 H 


WR 


> BANGLADESH 


WESTLAN FIGION : 

Surplus / burlel : ( + 1 ) 


12548 HD 


78295 VERA 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / podlaltt / 
Daad ingl loonun 


तिमाही4(दोपहर वाली उच्च पवन ) 


ar: 5 .89 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTH BASEN REGION ! 

Surplus, betleite = ) 


NORTHERN PIGI00i 

Surplus / DerLeit ( + / - 1 


Availability 


AvslAlley 


ER 


3033 


147 MWY 


ENTER REGION 
Purplus eficiu [ + 1 = 1 

und finel lode ) 


72753 KW 
285D HW 


WR 


> BANGLADESH 


KETTEN REGION ! 

Purplus/bafie [ t ( - / - ) 


13615 HW 
6017 ) HW 
THUTE HE 


hvalluilty 


3115 MW 


SR 


SCUT CT3 2002 

GİTT Ticifcef = 1 


30 HTM 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


तिमाही 4 (दोपहर वाली निम्न पवन ) 


अनुबंध: 5. 8 ख 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


EXPORT 


NEPAL 


NR 


NER 


Gorplus / Dutiait [ / - 1 
Dend final las 
Availability 


Surplun / D0licit [ + / - ) 
Damund [ inel lain ) 


40BBW 


15127 


ER 


EASTERN REGION 1 

Suplan/ neticIE / 


Availability 


WR 


> BANGLADESH 


WESTILO KEGION 


Tiend ( Incl 1uu . 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus Deficit [ - ] 
DEAIndinations | 
ALLALIRLS 


- 10153 
50240 


तिमाही4 ( शाम वाली उच्च पवन ) 


बनुबंध: 5.8ग 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


177MA 


NEPAL 


NR 


NORTHERN PI 10H 

Bauplus / DadLaLt [ + / - ! 


NER 
HORTH ELETERNEGION : 

Surplus/ Leit + / 
bennd finel 165545 


-136CHA 


- 2314 


Awnl1111 


51161 HR 


ER 


Turplus / Lcl = [ + / - 1 


271BIR 


WR 


> BANGLADESH 


MERTEEN RETECH 


. 


3805 W 


SR 


EGUTHERN TIGEX 1 


5 .13 


नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों ( बारईएस) के एकीकरण के लिए विद्युत प्रवाह अध्ययन परिणामों का विश्लेषण 
विभिन्न तिमाहियों में पवन और सौर उत्पादन की उपलब्धता के आधार पर दिन के समय ( ऑफ पीक घंटों) में कोयला / गैस 
आधारित उत्पादन को रैंप डाउन किया जाए। इसी प्रकार पीक घंटों , जब सौर उत्पादन शून्य / न्यूनतम होने वाला होता है, के 
दौरान कोयला/ गैस आधारित उत्पादन को रैंप अप किया जाए। वर्ष की विभिन्न तिमाहियों के लिए रैंपिंग अप / डाउन 
आवश्यकता अलग- अलग होगी । इस प्रकार विश्लेषण में यह माना जाता है कि पवन ऊर्जा स्रोतों से अखिल भारतीय स्तर पर 
पीक प्रेषण पवन ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता के लगभग 50 % के समतुल्य होगा और गर्मी के महीनों के दौरान सौर 
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प्लांटों से विद्युत का प्रेषण इसकी स्थापित क्षमता के 60 % के समतुल्य होगा और स्थलाकृतिक विविधता के कारण अन्य माहों के 
दौरान यह लगभग 50% होगा । प्रणाली अध्ययनों से यह देखा जाता है कि योजनाबद्ध अंतर राज्य पारेषण प्रणाली पवन और 
सौर उत्पादन से परिवर्ती प्रेषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । 
तिमाहियों के दौरान उ. क्षे.- प. क्षे., पू. क्षे.- द. क्षे., पू क्षे.-उ. क्षे. और प. क्षे.-द. क्षे. के बीच निम्नलिखित उच्च क्षमता वाले 
महत्वपूर्ण कॉरिडोरों (765 केवी अथवा एचवीडीसी) के आउटेज को ध्यान में रखते हुए एन -2 आकस्मिकता विश्लेषण ( डी / सी 
लाईन के दोनों सर्किटों के आउटेज / टावर के आउटेज को ध्यान में रखते हुए) किए गए , जहां कॉरिडोर पर अधिकतम दबाब होने 
की संभावना होती है। यह देखा जाता है कि सभी पारेषण घटक अपेक्षित सीमाओं के भीतर प्रचालित होते हैं । ऐसी स्थिति के 
तहत अतक्षेत्रीय विद्युत प्रवाह नीचे दिया गया है: 


परिदृश्य । तिमाही 


मामला 


पू क्षे.. | पू क्षे.. | पू क्षे.. 
उ. क्षे. प. क्षे. | द. क्षे . 


प . क्षे.. | प . क्षे.. | पूर्वोत्तर 
उ. क्षे . द. क्षे . । 

क्षेत्र- पू. क्षे. 


311 | -3120 / 


दोपहर वाली तिमाही 2 बिना किसी रुकावट के 
उच्च पवन 


398 | 16731 


- 4864 


- 2562 


आगरा - ग्वालियर 765 केवी डी / सी लाईन | 


475 | - 3280 


384 | 16575 


- 4850 


- 2562 


( उ. क्षे.- पश्चिमी क्षेत्र ) 


558 | - 3371 | 


389 | 16474 


- 4855 


- 2562 


जबलपुर - ओरई 765 केवी डी / सी लाईन 
( उ. क्षे.- पश्चिमी क्षेत्र ) 


454 | 15749 


- 4923 


- 2562 


चंपा - कुरुक्षेत्र +/- 800 केवी | 1460 - 4398 
एचवीडीसी ( उ. क्षे .-पश्चिमी क्षेत्र ) 


बिना किसी रुकावट के 


2784 


480 


3370 


7336 


3961 


- 1736 


तिमाही 


3964 


- 1736 


शाम बाली 
निम्न पवन 


गया -वाराणसी 765 केवी डी / सी ( पू क्षे.. | 2812 | 456 | 3368 | 7309 
उ . क्षे.) 


2143 | 1276 


3463 | 79803871 | 


| 


-1717 


- 1717 


आगरा- अलिपुरद्वार + - 800 केवी 
एचवीडीसी ( पू क्षे. -उ. क्षे. ) 


बिना किसी रुकावट के 


1877 


1877 


225 


4327 


4327 | 5418 | 8095 


5418 


8095 


- 1994 


तिमाही4 


। 2043 | 1383 | 3001 , 5253 | 9398 | 


-1994 


अंगुल - दक्षिणी क्षेत्र काकुलम 765 केवी 
डी / सी लाईन ( पू क्षे.- दक्षिणी क्षेत्र ) 


1994 


- 679 


5109 


5303 


7503 


- 1994 


रायगढ़- पुगालुर +/- 800 केवी 
एचवीडीसी (प . क्षे.- दक्षिणी क्षेत्र) 


उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित महत्वपूर्ण कॉरिडोरों के लिए उद्दीप्त एन- 2 स्थितियों के विभिन्न परिदृश्यों के लिए अंतक्षेत्रीय विद्युत प्रवाह 
नीचेविस्तार से दिया गया है : 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्षेत्राराज्य 


मामला बध्ययन 


आगरा -ग्वालियर 765 केवी डीसी लाईन 
( उ. क्षे.- पश्चिमी क्षेत्र) 


अनुबंध -5. 9क 
(तिमाही -2 ) 


दोपहर वाली उच्च पवन 


तिमाही- 2 


जबलपुर - बोरई 765केवी डी/ सी लाईन ( उ. 
क्षे.- पश्चिमी क्षेत्र) 


अनुबंध- 5 . 9ख 


(तिमाही - 2 ) 


चंपा- कुरुक्षेत्र +/- 800 केवी एचवीडीसी 
( उ. क्षे.- पश्चिमी क्षेत्र) 


अनुबंध-5. 9ग 
( तिमाही -2 ) 


गया- वाराणसी 765 केवी डी / सी (पू क्षे. -उ . 


क्षे. ) 


अनुबंध -5. 91 
( तिमाही -2 ) 


शाम वाली निम्न पवन 


तिमाही - 3 


आगरा - बलीपुरद्वार +/- 800 केवी 
एचवीडीसी (पूक्षे.- उ. क्षे.) 


अनुबंध- 5. 9ड . 


(तिमाही - 2 ) 


बंगुल- दक्षिणी क्षेत्र काकुलम 765केवी 
डीसी लाईन ( पू क्षे.-दक्षिणी क्षेत्र ) 


अनुबंध-5. 9च 
( तिमाही -2 ) 


तिमाही - 4 


रायगढ़- पुगालुर + / - 800 केवी 
एचवीडीसी (प. क्षे.- दक्षिणी क्षेत्र ) 


अनुबंध- 5. 9छ 
(तिमाही - 2) 


आगरा -ग्वालियर 765केवी डी / सी लाईन ( उ. क्षे.-प. क्षे.) 


बनुबंध : 5. 9क 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


EXFOKT 


13FM 


NEPAL 


1320MW 


NR 


NER 


NORTHERN REGION 

Butplus/ oscleft ( + / - ) 


Daaand inel lossa ) 


3769 
1LHAHA 


Availability 


ER 


ELSTEEN PEGION , 

Dirploa/ E - HELE [ + / - ) 


1657SMW 


AvalITHER 


WR 


=> BANGLADESH 


HISTEIN JEGION 1 


1100 


DHREHin -110BALI 
Availability 


SR 


SOUTHERN REGION 


17do 


R 


. 


IAN 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


RRRRRR 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


80 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


Gaeige -cle 76574t tret 


(3. -4. .) 


a : 5 .9 T 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


LIPOFT 


NEPAL 


NR 


NORTHERN PEGION : 


V NER 
NORTH EASTEEM KUION 1 

Surplus / baticle ( / = 1 
Daund ( Indi losus ) 


- 2577 MA 


- 17072 KN 


Demand ( anal 100 
Availability 


1192 


X 


ER 


EASTERN EEGION I . 

Susplua / Deflelt [ + / 


Availability 


WR 


> BANGLADESH 


Surplus bellelt - / - ) 


51901 


Availability 


4855 MW 


SR 


SOUTHERN REGION 


19 - 04H - 800 * vesteit (3 . -4 . . .) 


: 5 .9 T 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


1331 MW 


NEPAL 


NR 


HORTHEEH FEGIONI 

Burplus / De Leit + / 
Denard ( incl leares ) 
ATA :l 

ty 


NER 
NORTH ENTTERN REGION 1 

Surplus / t - fielt [ / - ) 
Demand ( incl losses ) 
kvaila111 


- 17209 MW 
59729 MIN 


3769 MA 
1191 


ER 


15749 MW 


EASTERN REGION 1 

Surplus / ballelt ( + / - ) 
Desund 18el loo ) 


WR 


BANGLADESH 


WESTEX FITON 

Surplus /Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 


15224 MW 
51348 MW 


4 


SR 


BUTHED OOM 

Surplus / Deficit (+ / - ) 
Demand ( incl losses ) 


4469 MA 
42758 MA 


EL1L1L 
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गया- वाराणसी 765 केवी डीसी (पू क्षे.-उ. क्षे.) 


अनुबंध: 5. 9 घ 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTHEASTEREGION : 

Surplan / tutiait [ - ] 
DEnandiniloined 


Heplas / Deficit [ 1 = 1 


54311 


ER 


ERSTER . REXION 

HER1GEELLE + / - 1 


7309 MW 


Availability 


WR 


> BANGLADESH 


MESTERN REGION : 

Lu / DELEL = = P - 1 


- 71122 


PLEPluu / Licle1 - 1 - 1 
Daund in 


आगरा - बलीपुरद्वार +/- 800 केवी एचवीडीसी (पू क्षे.-उ. क्षे.) 


अनुबंध: 5. 9 ड . 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


NER 


NORTHEFH RESIGHT 

Sarpl /DELETE + / - 1 


Burplin /thelei - 1 


- 170 


- 2015 


ER 


Busplus / aLELE + / - ] 


769 


hilubility 


WR 


=> BANGLADESH 


HELTERNHAICHI 


3871MW 


SR 


PHOTOHCHEL - / 
Daindinei louran 


45120 
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अंगुल - श्रीकाकुलम 765केवी डीसी लाईन (पू क्षे.-दक्षिणी क्षेत्र ) 


अनुबंध: 5.9 च 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


EXPORT 


2224 MM 


NEPAL 


122MW 


NR 


NORTHERN REGION : 

Surplus / boELete + / - 1 
Demand (inc11mment 


NER 
ORIH ELSTERU FEGION 1 
SHEpian/ tafLELE = 
Demand ( incl losses ) 
ALLbility 


- 41323 MHI 


61927 MH 


- 


- 


5253 MW 


EASTERN REGION 1 
i n / HELE + / - 

Dund [inc lona ) 
Availability 


136 


WR 


POLITH 


> BANGLADESH 


. 


. 


WESTERN REGION : 

Surplug / Deficit ( + / - ) 
Demand ( inal loodes ) 
Availability 


13269 MB 
68124 MIN 


. 


. 


. 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Availability 


- 12399 MA 
58052 MA 
45652 MH 


रायगढ़- पुगालुर 4 - 800 केवी एचवीडीसी (प. क्षे. द. क्षे.) 


अनुबंध: 5.9 छ 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


579HM 


NCHIHLIN REGION 

Surplus / bull1L + / - 1 


NER 
NORTH EASTERN FORONI 

plus / tableit [ + / - ) 
DALAnd InE 10ms - 


ER 


SC0mw 


EASTLAH PEDICHE 

Purplm/ MPLE / 
Dumarine Loananj 
Awaliability 


WR 


> > BANGLADESH 


HESTENDEGIOHI 


THAN 


Domindinelona 
Aratability 


। 


01 - 11HH 


7533 WW 


510 MW 


SR 


Surplus / bodiait ( + 1 = ) 
Dusud ninel losun 
Ami1111 


5 .14 निष्कर्ष 
प्रणाली अध्ययनों में विचार किए गए विभिन्न परिदृश्यों के लिए सभी अंतरक्षेत्रीय प्रवाह का सारांश तैयार किया गया है और यह नीचे 
तालिका 5.14. 1 और चित्र 5. 14.1 में दिया गया है। यह देखा जाता है कि जहां तक विद्युत पारेषण क्षमता का संबंध है , तो प्रत्येक 
अंतक्षेत्रीय कॉरिडोर में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है। परंतु, इसको लेकर उसी कॉरिडोर में विद्युत पारेषण क्षमता के साथ भ्रमित नहीं होना 
चाहिए, जो विचाराधीन किसी विशेष समय में विभिन्न पारेषण घटकों की बाधाओं / उपालब्धता पर निर्भर करता है। इस प्रकार 
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अंतरक्षेत्रीय कॉरिडोरों में विद्युत पारेषण क्षमता का संकेत देना कठिन है और अपेक्षित भी नहीं है, क्योंकि इस संबंध में बहुत से 
परिवर्तन/मिश्रण संभवाव्यवहार्य हैं । 

तालिका 5.14.1: अध्ययनों में विचार किए गए विभिन्न परिदृश्यों के लिए सभी अंतरक्षेत्रीय प्रवाह 


पू क्षे.-उ. पू क्षे.- पश्चिमी पू क्षे.- दक्षिणी प. क्षे.-उ . प. क्षे.- दक्षिणी 

क्षे. क्षेत्र क्षेत्र क्षे . । क्षेत्र 


पूर्वोत्तर क्षेत्र 
पूर्वी क्षेत्र 


तिमाही 1 [ आधारभूत मामला - शाम वाली निम्न 


2525 


- 736 


2758 


11049 


2861 


- 1683 


पवन 


2664 | 


- 1231 | 


2131 


12522 


____ 643 


643 


तिमाही2 [ आधारभूत मामला- शाम वाली निम्न 
पवन 


- 1445 


2784 


480 


3370 


7336 


3961 


- 1736 


तिमाही [ आधारभूत मामला - शाम बाली निम्न 
पवन ] 


1877 


225 


4327 


5418 


8095 


- 1994 


तिमाही4 [ आधारभूत मामला - शाम वाली निम्न 
पवन 


तिमाही 1 दोपहर बाली उच्च पवन] 


- 332 


- 2679 | 


885 


14916 


- 3387 


- 2840 


तिमाही 1 [ दोपहर वाली निम्न पवन] 


945 


- 837 | 


2482 


11479 


1770 


- 2582 


तिमाही 1 [ शाम वाली उच्च पवन ] 


1526 


- 2293 | 


1562 


15122 


- 1584 


- 2500 


तिमाही दोपहर वाली उच्च पवन] 


311 


- 3120 


398 


16731 


- 4864 


- 2562 


तिमाही 2[ दोपहर वाली निम्न पबन] 


1477 


- 1526 


2063 


13542 


157 


- 2478 


तिमाही 2 [ शाम वाली उच्च पवन ] 


1721 


- 2801 


930 


16586 


- 3780 


- 2265 


तिमाहीदोपहर वाली उच्च पवन ] 


729 


- 1284 


2219 


11660 


396 


- 3013 


तिमाही दोपहर वाली निम्न पवन] 


1252 


- 507 


3062 


2868 


10313 


- 2975 


तिमाही [ शाम वाली उच्च पवन ] 


1883 


- 1230 


2295 


__ 11324 


- 2537 


तिमाही4 [दोपहर वाली उच्च पवन] 


- 163 


- 1170 


3115 || 


8477 


3968 


- 3033 


तिमाही 4[ दोपहर वाली निम्न पवन] 


505 


- 441 | 


3904 


6989 


6249 


- 2989 


तिमाही4 [ शाम वाली उच्च पवन] 


1066 


- 1447 


3149 


9300 


3805 


- 2782 


दो क्षेत्रों के बीच में अधिकतम विद्युत प्रवाह 


2784 


- 3120 


4327 | 


16731 


8095 


- 3033 


दो क्षेत्रों के बीच में अधिकतम विद्युत पारेषण क्षमता 


22530 


21190 


7830 


36720 


23920 


5860 


1236 


14 .72 


55 . 26 


45 . 51 


33. 84 


51. 76 


अधिकतम विद्युत पारेषण क्षमता के % के रुप में 
अधिकतम विद्युत प्रवाह 
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Inter - regionalflows 


चित्रासापानेवाविनाकामिषार्यह 


अध्याय 
12वीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिरकासीपीपा 


6 .1 बारीपासपोचनाकीर्वाना 


5 . 1 . 1 


11वीं पंचवर्षीय योजना की समातिषति: 1 मार्च 2017 की रिपति के अनुसारदेश में स्थापित उत्पादन क्षमता धीर पीक मांग मा: लगभग 173 गीगावाट 
धौट 150 गीगाघाट पी । देश भर में फैला या संगत पारेषण नेटवर्क ( एनपीडीसी सहित 220 केवी धीर उसने धधिक पोस्टेन स्तर] जगभग 2800 लक्टि 
किलोमीटरपा धीर पारेपक्षमता 410 जीपीएपी। 


G . 12 


G .13 


वीं पिीएल रिपोर्ट में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुसार 19 गीगावाट की मांग को ध्यान में रखते 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता 
अभिवृहिषापायकता जगभग गीगावाट होने काधनपानलगाया गया । विस्तनधायोजनाकारीवारि करने और केंद्रीय पारेपप यूटिलिटी तपा राजकीय 
पारेपप यूटिलिटी सारा उत्पादन के क्षेत्र में 12वीं योजना अवधि के दौरान हो रहे विकास की वास्तविक गति धीर वास्तविक क्षेत्रपाट लोड डिके धनुरूप 
पारेप विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए यह उत्पादन - जोड परियवाधार पन गयाई। धीट, तानुसार, 107440 सीकेएम सक्टि क्लिोपीटा 
ट्रांसमिशन सानिधीट 220 केवी धार उसने धधिक पोल्टेज स्तर पर पुपीए सब स्टेशन ट्रांसमिशन क्षमता की धायोजना पनागि 
तपापि , 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्षात 31 मार्च 2017 तक पीक पांग लगभग 150 गीगावाट ही पी। पारंपरिक स्रोतों ने उत्पादन क्षमता 
भिडि 1920 मैगावाट, जो निर्धारित लक्ष्य के लगभग 1128 केपटापट 12वीं पंचवर्षीय योजनाधवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जास्रोतों से . 
गीगावाट की क्षमताधभिवृद्धि 
पारेषण योजना का कार्यान्वयन हपष्ट रूप से भली - भांति चलता रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजनाधपधि के दौरान कुल 110870 लीकेएम[ 107440 सीकेएप के 
लक्ष्य की तुलना में ट्रांसमिशन लाईन बीर 321454 एमपीए ( 27000 एमपीए के लक्ष्य की तुलना में सब-स्टेशन ट्रांसमिशन क्षमता अभिवृद्धि की गई यह 
पुक उम्खनीय उपलभिड़ा 
पारेपप संबंधी पाधाएं कभी-कभार धरपकालिक अवधि में भी मल्लत की जाती है। ऐसा मुख्य रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पाने वाली उत्पादन 
परियोजनों में विलंब । उनके धागे चले जाने पर कुछ उत्पादन यूनिटों के लक्ष्य से पाइट सपना अभिवृद्धि के कारण होता है। पारेपप संबंधी कुछ कार्य 
पार्गाधिकार ( धारयोदय के हों , पन रावीकृतियां प्राप्त नहोंने विप तप्पा सब स्टेशनों के लिए भूमिधधिगम में विजय के कारण प्रभावित या उनमें 
विपक्षा। 
पाचरापी 12वीं बोचना ] पारेपानीकाबाट 


G .14 


G . 15 


52 .1 निम्नलिखित तालिका में वीं, 10वीं धीर 11वीं पंचवर्षीय योजनाधषधि के दौरान हाग्निज की गई पारेपनपानियों के विघटप दिए गए हैं: 
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निर 


पायोनापामा | पाबमापंपापा 11वावमापापापा 
2012 मार | 2007 कीरिकनार | 2012 कीरिनार 


पीयोनना 


पायोमा 


पापोतना 


3138 


F372 


971 


2134 


6250 


सीकेएम 
सीकेप | 
सीकेपप 
सीकेप | 


49378 


75722 


111819 
181980 


पासवान 
पुचपीटीसी + - 500 केवी 
TO केवी 
41 केवी 
280/220 केवी 
बोकपासवान 
उसन - श्री 
765 केवी 
400 केवी 
P30220 केवी 
बोक- श्रीमान 
पचपीमीयम 
पुनपीडीसी पापोल + मोनोपोल 


96998 
11140 
पायोमना 


114524 
122407 
पायोमा 


25T441 


1वींना 


தப்பம் 


50380 


92942 


151027 


पुपपीप 

पुसपीए 
| पुपीए । 

अपपी 


151497 


223774 


116363 
176743 
पीयोना 

3000 


24. 43 
11वीयोचना 


2201 
पपीयोना 


मेगावाट 


நாம் 


FTER 


पेगावाट 


200 


पुचपीडीसी पीटीपी 
| बोग 
| पचपीभीमपात 


पापार 


ITHI 


122 निम्नलिखित तालिका में 12वीं पंचवर्षीय योजनाअवधि के दौरान पारेपपलपासी क्षमताभिवृद्धि के विवरपरिप गएई: 


12पी जपाययोजना रारान मार्च 2017 की प्रतिमासंध : 


सकिएप 


पासवापानी | निर | 11वीबोचना 12वीचमबोचना 12वीमवियोचना | बोनानक 
सायंपोन्टेनवी 

(T22 * 

| निधिपा | पचतिरोनकांपा उपाधिकातिगमा 

वधिपति 2017 कोटीई | 2017 की चिके 
पनवार) 

पन्ना ) 
पासपनाल 
( क ) पुनपीडीसी | सीकणम | 

9452 7441 5124 

28 
Flifवी # Run केवी 
पापिोल 
( ब) THF केपी सीकेप्प 

5260 27000 | 26290 

958 
[ ग ) 400 केवी सकिएप 105318 பப்பப் 60968 

1848 
| |423022पी 

135980 35000 27265 

TEN 
बोब - बारसपानानि | पीकर 

27431 117442 

110379 
सस्टेन 
( क ) T65 केवी प्पपीए 

நாம் 149000 142600 

168 
य) 400 केवी पुपीए 151027 4500 89780 

2018 
( ग) 2301220 केवी एपीए 

223774 

ப்ப் 89184 

1171 
बोब - उसस्टेसन | 

111 27 2144 

111 
पुचपीसी 
( क) पापोज सिंक क्षमता मेगावाट 

ETFil 12750 YTHI 

759 
| [ ब पं -ट्रक क्षमता - पेगावाट 

பப்பர் 
| बोब बापार ATHI 

HTH 

71 
# 10वीं योजना तक , स्त्रीकेएम पांडे की गईनट्रिनिंगकोशति है। 11वीं पंचवर्षीय योजनाले धागे नीति परिवर्तित होगाईधीर सके तहत केवल ऐसी 
जानि की गपना की जाती है. जो पापित हो चुकी षषषा कमीशनिंग के लिए तैयार तरनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धिको 
10852 सीकपप (TGF केवी - 480 सीकेएस , 400 केवी -64 सीपुप धीर220 केवी - 3824 सीएम के सापनपायोजित किया गया । 
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23 निःशामिमा पासबोनापारपांमार्च2011मिमानिसमाधिपहिसाबाद । 

12वीं पंचवमोचना पक्षिा चापागाधिपति 
पारेपानी 

| पावामापा पावमापा | 12वीबोचना | 12वीपीमाकेषा 
कारपोन्टेलार मार्च 2007 ] | मा2 - 4 ) | रीरान पधिपति 

- 


स्लीपप 


F872 


9432 


5124 


15656 


2184 


F250 


21990 


31240 


75722 


1013 


F015 


157737 


सीकेप 
स्लीपप 
सकिएप 
जाम्पस 


114529 


135980 


27268 


163268 


1947 


237431 


111STI 


STH1 


बारपाल 
[ क ] पुचपीडीसी + Full केवीri | 
केवी पापिोल 
( A) TG5 केवी 
[ ग] 400 केवी 
[ ] 230/ 220 केवी 
गोव - पारेपनान 
| उस स्टेशन 
[ [ क ] 765 केवी 
[ lin केवी 
[ ग] 281220 केवी 
| बोब - उसस्टेशन 

पचपीसी 
[ [ का पास्पोज लिंक क्षमता 
[[ ब पर-ट्रक क्षमता 

। 
[ मागायोग 


2Fillil 


142500 


167500 


92542 


151027 


8478 


241817 


पुपवीप 
पुपपीप 
पुपीप 
असपी 


156497 


223774 


89184 


31298 


244430 


HI1 


321464 


721215 


मेगावाट 


0 | 


Til | 


16500 


lil | 
3000 


मेगावाट 


பாப் 


बापार 


WTFT 


ITHI 


10 


3 


12वीं पंचवमोचनारीरान पचपीढीवीपानियों का विकास 
12वीं पंचवर्षीय योननाधवधि के दौरान भारत में पुनपीटीसीप्लपालियों के विकास का सारांश नीचेदिया गयाई: 


पचपीटीपारेपानी 


11वीं | 12वीपीमा 12वीयोमाषा 
बोचना | रान 

पर्धा 
31.03 .2017 की 


| 


1504 


1504 


1684 


1634 


2734 


2734 


वी 
+ 0केपी 
# केपी 

केपी 

कवी 
10वी 

कवी 


पचपीसीपा सोनवान 
चंद्रपट- पडपे 
रिइंदारी 
तालचर-कोजर 
पलिया-भिवाडी| 2500मेगावाट 
महा -मोडिंग 
विचनापरियाली-बागरा 
चंपा पूलिंग स्टेशन -करोन जानिके । 
पीच केवी पुनपीडीसी पापिोल 
धजिदार [ पोल - III) मेंविनाप 
चरियाली -बागरा का पुलधानिधी 


पुपण्यापी 
पीनीनीषापित 
पीजीसीपालि 
पीजीसीधाईपन 

घदानी 
पीजीसीधापित 
पीजीसीधापिल 


सीकेपप 
सकिएप 
सीकेप 
सीकेप 
सीएप 
सीकेपप 
सीकप्प 


1F8 


180 


। 


1980 


1980 


Fj 


SFli 


2574 


2574 


1800वी 


पीजीसीधापिल 


सीकेपप 


14 


| 142 


G124 


15516 


पचपीसीपसनसिपमा 
चंद्रपट-पडये 
रि -दारी 


150 


पापोल 
पापिोल 
पापोल 


प्पण्यापी मेगावाट 

1Fll 
पीनीसीधापिल । पेगावाट 

Fil 
| पीनीलीवालि । मेगावाट | 200 


1500 


ताजनरांजर 


2500 
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पेगावाट 


1250 


1250 


2500 


2500 


2500 


पजिया -भिवाडी 
महा - मोहिंगा 
विचनापरियाली-बागा 
चंपा- कुरुक्षेत्र पोल - 1 ] 
पलिंबाट धागा पुक्सटेंशन) 
पुचपीडीसी 
पुलापन | पोल - ) 


पापिोल | पीजीसीधानि । 
पापिल घदानी 
पापिोल पीजीसीधापिल 
पापिॉल पीजीनीषालि 
पापिील पीजीसीधापिल 


Sil 


मेगावाट 
पेगावाट 
मेगावाट 
पेगावाट 


3000 
15 


தப் 


1500 


1Filil 


बापाट | TO | 


1751 


11 


मेगावाट 


500 


पुचपीभीसा 
विध्याचल 

स्टक 
चरपूर 
गजपाका 
सासाराम 

पटक 


நய 
1000 


मेगावाट 


பப் 


पीजीसीधापिल । 
पीजीसीधापिल । 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल । 


1000 
நம்ப 


1000 
நாம் 


मेगावाट 
पेगावाट । 
बापार 
बापार 


. 


मोब 


ITHI 


ITHI 


12 


12वीं पंचपबोचनारीरान 11केवीपानियों का विकार 


10वीं पंचवर्षीय योजना तक देश में सभी 71 केवीप्नपानियां40केवी पर प्रचालित की गई । स्निपन से निपनी पहली पारेपपलपातीपी निनेसितंबर 2007 
में 765 केवी पर प्रचालित किया गया। इसने देश में पारेपपतपाती के विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 12वीं पंचवर्षीय योजनाधवधिक धंत में 
भारत में 765 केवी पारंप नपानी विकासका लाटांशनीचे दिया गयाई : 


G. 4 . 1 


पीपाडेगा बानि : 


पचपीटीबीपारेषापानी 


प्यासी 


धनपाटा - साप 
किशनपुर-पोगा पुल-1 [ बकल्प] 


यूपीपीसीएल 
पीजीसीधापित 


सीकेपप 
सीकेप्प 


प्रयांसी 


किशनपुर-पोगा पुल 


पुमांत्री 


पीनीनीधापूज 


सकिएप 


टिटी -मेटलानि - 1 


प्रयाली 


पीजीसीधाणिज 


सीकेएप 


टिड्डी -मेटलानि 


पुलांनी 


पीजीसीधापित 


सीकेएप 


घागरा-ग्वालिपटलानि - 1 


पुरानी 


पीजीसीधापित 


सीकेएम 


11वींयोमा | 12वीवोमाके | 12वीयोमा 
के 

रान पा 3152017 

पक्षि की निगार 
धनपारा- लाव | पलात्री यूपीपीसीएल 
किशनपुट-मोगा | पुलांनी पीजीसीधाईपन्न 
पुज -1 [ भयो 
किशनपुर- पोगा | प्रांत्री पीजीसीधापिल 
पुल 
टिटी- पेटस | प्रसासी पीजीसीधापित 
जानि -1 
टिटी-मेटस | पुलांनी | पीनीग्नीधाईपुन 
जानि 
घागरा 

पीजीसीधापिल 
पवालियर 
सानि - 1 
ग्वालियर-पिना | पुनासी 

जीसीधापिल 
जानि - 1 
गया - पजिया | एमांसी पीजीसीधापिल 
पलिया -नयनऊ | पुलांनी पीनीसीधाणिज 
निपत -निपनी | प्रांत्री पीजीसीधापिल 
जानि -1 
सिंपत-सिंपनी | पुलांनी पीजीसीधापित 
जानि 
निपनी -पिना | पलानी 

पीजीसीधापिल 
[ 400 केवी पर 


प्रसासी 


वालियर-पिना सानि - 1 


पुयांसी 


जीसीधापिल 


सीकेएप 


सांसी 


गया - पलिया 
पलिया - जानक 
निपत-निपनी जानि -1 


प्रयासी 
पुयायी 


पीजीसीधापन 
पीजीसीधापित 
पीजीसीधाईज 


सकिएप 
सकिएप 
सीकेएप 


निपत-सिंपनी जानि 


प्रयांनी 


पीजीसीधाणिज 


स्त्रीकेएप 


| सिंघनी-चिना ( 400 केवी परशुमधान | पलानी 


पीजीसीधापन 


सीकेएप 


प्रचालन ) 


स्थान में 
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पीजीसीधापिज 


सीकेएम 


सिंपनी -पर्धालानि -1 [ 41 केवी पर | पुलांनी 
स्थान में प्रचालन 


पीजीसीधापिल 


सीकेएस 


सिंपनी -पर्धा जानि - 40 केवी पर | पलासी 
स्थान में प्रचालन ) 


11वांबोनमा | 12वीवोनमाका 12वीबोनमापन 

रान 

पर्धा31s2017 

पात की लिरिकपनबार 
प्रचालन ) 
निपनी -पर्धा | पयांत्री 

पीजीसीधापिल 
जानि -1 [ 400 
केपी पर 
प्रस्थान में 
प्रचालन 
सिंपनी -पर्धा | प्रास्त्री पीजीसीधापित 
जानि - [ 400 
केवी पर 

स्थान में 
प्रचालन) 
पालिपट-पिना | पुलांनी 
जानि 
धागा परासी 

पीजीसीधापिल 
वालियर 
सानि - [ 40 
केपी पर 
प्रस्थान में 
प्रचालन ] 


ग्वालियर-पिना सानि 


प्रयासी 


सीकेएम 


पीजीसीधापन 


सीकेप्प 


धागा-सपानिपट जानि - [ 400 केवी | एमाली 
परशुस्थान में प्रचालन ) 


पीजीसीधापिल 


सीकेप्प 


21 


21 


2 


पीजीसीधापिल 


सीपप 


। 


पुरात्री 


274 


पीजीसीधापित 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधाणिज 
पीजीसीधापिल 
यूपीपीसीएल 


सीकेपुप 
सीएम 
स्त्रीकेएम 
सीकेप्प 
सीकेप 


274 
311 


311 


143 


143 


यूपीपीसीएल 


स्त्रीकेएप 


27 


273 


टेडटी पूलिंगप्वाट[ 400 केवी पर | मुलांनी 
पाशित किया जाना पर टेट्टी 
पेरस डीसी जानि का पूजधानिधी 
निपान के नजदीक प . जे . पूलिंग स्टेशन | पुलांनी 
पेंसिंपत -सिंपनी दितीय प्रक्टि ) का 
पुजवाणिजधी 
सासाराम- फतेहपय जन- 1) पुलांनी 
सतना -पिना सानि 
पिना - हीरा 

पुयात्री 
गया - सासाराप 

पुलांनी 
बनारसीमेषनारमीमें प्रयासी 
बनारसी जन्नातलाटी पीपिंग 
जन्नावशनाराम खनाल पुरात्री 
रमिगनसकीप्रगटिंग 
भिवानी - पोगा 

पुरानी 
फतेपर- सागरालगन 

पुरानी 
ਸ਼ਾਮ 
॥ 

ਵਿਔੜੀ 
मान- पहना जान 

प्रशांसी 
सागटाममटिकारा 

प्यासी 
मासन जना लान -| 
पेर धागा 
नानाराम - फतेहपुर सानिमा पुरांसी 
फतेपुर- शागराजानमा 

पुरासी 
टायगर पूलिंग स्टेशन कोटरा के निकट ] 
- टायगर पूलिंग स्टेशना जमनार डीसी 
निम्न जान 
जबलपुर पूलिंग स्टेशन- बिना सानि | डीसी 
टापचर - शोलापुर 


प्रयासी 


276 


275 


पुरानी 


241 


241 


पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधाणिज 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 


स्त्रीकेएम 
सीकेएम 
स्लीपप 
सीकेपप 
सीकेएम 
सीकेपुप 
सीकेपप 
सीकेपप 
सीएम 
।| सीकेएप 
सीकेएप 


2F2 


252 


प्यासी 


242 


242 
218 


पुसासी 


268 


SF 


34 


- 


- 


पीजीसीधापिल 


- 


सीकेपप 


459 


49 


पीजीसीधाणित 
पीजीसीधापिल 


पुरानी 


।| सीकेप्प 


208 


208 
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पचपीटीगीपारेषापानी 


11वीं बोमा | 12वीयोमा | 12वींगोमारेषा 
केषा | रोरान । पा31s 2017 

पति कीलिपियार 
। 

174 

174 


पीजीसीधापिल 


सीकेपम 
सीकेपप 


पीजीसीधापिल 


480 


पीजीसीधापिल 


सीकेप 
सीकेप्प 


पीजीसीधानि 


252 


212 


प्रयांनी 


पीजीसीधाणिज 
पीजीसीधाईल 
एपीएल 


581 


361 


सीकेप 
सीकेएम 
सकिएप 
सीकेप 


151 


361 


धारपीपीएनएल 


214 


214 


212 


212 


धावीपीएनएल 
पीजीसीधाणिज 


सीएम 
सीकेप्प 
सीकेप 


231 


251 


पीजीसीधापिल 


62 


. . 


. 


. 


गैर - भिवानी न 

पुत्री 
रायगड पूलिंग स्टेशन कोटराके 

डीसी 
ननरीक) - रामपरपूलिंगस्टेशनजान 
मलना - साज़िमर लानासस्टि - ) | पुलांनी 
पूलिंग स्टेशन धर्मजयगा । कोरपाके 
नजारीक केटांची -प . . पूलिंग स्टेशन 

डीसी 
का पूजधानिधी 
बबनरारेलीलान 

पुलामी 
रांची - प. से . पूलिंग स्टेशन 
जिरो गोला 

| पुसांस्त्री 
शंट - फागी । जमरतिषीसस्टि -य] 

पुलांनी 
[ ली परवानगी 
शंट - फागी । जमरनिंगीसम्टि - पुलांनी 
लिना मामिर जाना नतीय सक्दिा | पलानी 
चंपा पूलिंग स्टेशन -धनपगा । 
कोस्पा विचिंगस्नानानि । 

पुसली 
ननदी 
गंणा पूलिंग स्टेशन - रामपर पूर्लिंग | 
स्टेशनर्णन 
पास्कोर 

पुलांनी 
| - टायचर । दिलमिक्टि] प्रयासी 
| रिहं - विमानत पूनिंगस्टेशन 

पसांत्री 
( प्रमस्टिा 
प्रारममा पूनिंग स्टेशनधनयगा । 

टीसी 
लान. 
समरिंगाला 

डीसी 
मलना - सानिमरतानाता 

डीसी + पयांत्री 
मिलोमीटरडीसी पनि सक्टि -|| 
निर- नोलोर 

डीसी 
जन - सितम हानि 

डीसी 
रामपरपूलिंग स्टेशन -बान । डीसी 
गोजगार - पूर्ण 

प्यास्त्री 
संगृ पूलिंग स्टेशन - मारमा पूजिंग 

पुलांनी 


सीकेप्प 


746 


पीनीनीधानि 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 


सीकेएम 
स्त्रीकपुप 
सीकेपप 


118 


118 


पीजीसीधापिल 


सीकेप्प 


पीजीसीधापित 


பப் 


पीजीनीधापिल 


F90 


sil 


सीकेपप 
सीकेपप 


पीजीसीधापिल 


sui 


512 


502 


710 


710 


पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीनीधापिल 
पीजीसीधापिल 


- 


- 


- 


सीकेएप 
सकिएप 
सीकेएप 
सकिएप 
सीकेएम 


736 


735 


268 


268 


पीजीसीधापिल 


274 


सीकेएप 


डीसी + गुनासी | पीजीसीधापिल 


271 


271 


विमान पूलिंग स्टेशन - जना काम 
[ 2 लिपीटर डीसी पनि अस्टि 
बम रिंगाकारा 


डीसी 


701 


701 


पीजीसीधापित 
धारणसटीसीएल 


सीएम 
सीकेएप 


टायचूर - गोगरहन 


पुलांनी 


208 


208 


218 


218 


192 


112 


एपीएल 
पानीपत 
प्रानीपुज 
प्रयजीपुज 


समोग - सारंगासागनिसस्टि - | प्रांत्री 
हॉरंगासार -पसीवीटीगी पग पुरात्री 
भोपाल - रामीवीरमिग पुरानी 
पर सोया कीबोगीपग पुलसी 
जिरोदर कोरा - रिंगाला 

पुयात्री 
मानिसर्किट 
बनपरासी - जनाराजी 

पुलांनी 


सकिएप 
सीकेएम 
सीकेपप 
सीकेपप 
श्रीकंप 


176 


175 


268 


268 


पुपीपल 


575 


676 


यूपीपीटीसीएज़ 


| सीकेपुप 


90 
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पुचपीटीवीपारेपपापानी 


11वीयोमा | 12वींयोमा वायोमारेषा 
के 

शरान पर्धा31s2017 
पात | कीबिपिन्गार 


पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 


स्लीकेएम 
सीकेएप 
सीकेएम 


37 | 


ST 


प्रयासी 


पीजीसीधापिल 


SOF 


पीजीसीधापित 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 


311 


311 


स्त्रीकेएम 
सीकेप्प 
सीकेएम 
सकिएप 


प्रयांसी 


272 


272 


पीजीसीधापिल 


सीकेप 


पीनीसीधापिल 


271 


पीजीसीधापिल 


666 


666 


सीकेएम 
सीकेएप 


: 


पीजीसीधानि 
पीजीसीधानि 
पीजीसीधापिल 


74 


74 


सीकेएम 
सीकेप 
सीकेपप 


120 


120 


पुरानी 


पीजीसीधाईपल 


. 


541 


सीएम 


264 


पीजीसीधापित 


ज 


2 


पीजीसीधापिल 


165 


165 


सीकेएप 
सीकेपप 


पीजीसीधापिल 


सामन -विमाचल पीप 

पुलामी 
मेरम्पोगालान 

प्रयासी 
रायग : पूलिंग स्टेशन कोटटाके 
नजहरीका - चंपापूलिंग स्टेशनजान 

बासिर - जसपासस्टि 1) | एससी 
ग्वामिर - जसपर बानिसस्टि ) | प्रयासी 

समपर- भिवानीलान 
| हिं -सिंमानपूलिंग स्टेशन दिनीय 

टीसी 
सक्दिा 
विमाचल पूलिंग स्टेशन - सजना 

पुरानी 
सक्टि 
शरिंगाकार - गोगरलायन 

डीसी 
धर्मनपगड - नमस्परपूलिंग 

डीसी 
स्टेशनहानि 
नाग मागी - कोहराम । डीसी 
र्निर मां - टायचर न डीसी 
रांची न्म - धर्मनपगा। कोरपाके । 
नजदीक 
शंग पूलिंग स्टेशन - प्रारमना पूलिंग 

पुलांनी 
स्टेशनानिमा 
पलिया - वाटापसी 

पुसासी 
पारापली हानि गया - फतेहपुर 

प्रयांनी 
जानिका पलधालियों 
जमनपर- भोपाजामीबीटीमीपण 

प्यासी 
ਯਾਲਮਾਂਬੋ ਰੇਂਵਦੀ प्रयासी 
मनमा जसराजेंटीगीपण | डीसी 
गया - वारापरली 

पुलांनी 
कानपुर - झटिकारा 
पारापली - कानपुर 

टीसी 
जयपुर पारखीपीएनएल ) - भिवानी । पुलांनी 
[ दितीय मक्टिा हान 
पीकाकुलम पीपी - सागिरी - || डीसी 
पीएस ( पीपीटीएल -टीपीसीपी) 
नागापट्टिपप पी - सोप डीसी 
[ पीएनएमटीएज -टीपीसीपी ) 
दतिकोरिन पूजिंग स्टेशन - सप पलिंग | डीसी 
स्टेशन 
पीकाक्लप पूटिंग स्टेशन - धंगुल लान | डीसी 
गरखवारा पलटीपीपी में वर्तमान डीसी 
सिंचनी -पिनासानिका पूजधापिलधी 
टायपुर पूनिंग स्टेशन- पर्धा जाना | डीसी 
पर्धा-निनापापा बनगवर्धा डीसी 
इरावार सानिका भाग) 
मेटर नोएडा में धागटा -मेखलानि का | पलांनी 
पुजवाणिजधी 
पैनपुटी -मेटर नोएडा 

पसांत्री 


274 


274 


24 


245 


TE 


TF8 


गुलजीपूज 
प्रसनीपुज 
पानीपुज 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधाफूिल 
पीजीसीधानि 
पीजीसीधापित 


स्त्रीकेएम 
सीकेपप 
सीकेपप 
सीकेएम 
सीकेप्प 
सीकेप्प 
सीकेपप 


273 


273 


पुरांनी 


456 


456 


GF2 


FF2 


277 


277 


पीनीसीधानि 


सीकेएप 


FIR 


568 


पीनीसीधापिल 


स्त्रीकेएप 


415 


416 


पीजीनीधापिन 


| सीकेपुप 


731 


731 


52 


FF2 


पीजीसीधापिल 
पीनीनीषापित 


सीकेप्प 
स्पीकेएम 


16 


714 


714 


पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 


श्रीकेएप 
सीकेप्प 


F75 


576 


उम्प्यूपीपीटीसीपल 


| सीप 


11 


11 


| उपप्पूपीपीटीसीपल | सीकेएम 


181 


181 
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पचपीटीबीपारेपपापानी 


11पीयोमा | 12वीयोमा 12वीयोमारेषा 

| रान | पार310s 2017 


केटीसीपुज 


सीकेप्प 


TF8 


TF8 


नरेंन्यू - पवगिरी[ टीपूज - डीसी 
टीपीसीपी) 
पैनपुरी-पारा सम्टि 
ललितपुर टीपीएल - धागरा यूपी) | पुलांनी 
प्रक्टि 


प्यासी 


377 


377 


प्रयापूपीपीटीसीएल ।| सीकेप 
यूपीपीटीसीएल सीकेएप 


नीम | 


20 | 


23120 


31244 


G4270पीपस्टेशन : 


| पटनमनात 


कामक 


| पीयोमा 1पायोमाके 1पायोमाषा 
पंक रोरान पति पात 

31432017 की 

बिपिन्गार 
1500 

1500 


1Filil 


தம் 


सिंपनी सब स्टेशन 
सिंचनीप 
सिंपनी एक्सटेंशन 
फतेहपुर 


1500 


1500 


Sunil 


3000 


गया 


3000 


पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीनीयापित 
पीजीसीधाईज 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 
यूपीपीटीसीएल 


एमवीए 
एपीए 
पुपवीप 
पुपीए 
पुपीए 
पुपी 
पुपपीप 
पुपवीप 
पुपवीए 
पुपपीए 


பப்பப் 


நாம் 


खिपत के नजदीक प . जे . पूलिंग स्टेशन 
पजिया 


जरानट 


பப்பர் 


பப்பர் 


पर्धा 


4500 


4500 


जाप 


1000 


1500 


1500 


1000 


1000 


1500 


1500 


गुपवीए 
पुपवीप 
पुपीए 
पुपीप 
पुपवीए 
पुपपीए 


1500 


1500 


பார் 


10 


1500 


1500 


1500 


1500 


பாப் 


1000 


1500 


1500 


धागा संवर्धन 

पीजीसीधापिल 
भिवानी सब स्टेशन 

पीजीसीधापित 
गया [ वतीय धंतरण 

पीजीसीधाईपूज 
पोगा [ संवर्धन 

पीजीनीषाणित 
सतना [ प्रपालीटी ) 

पीजीसीधापिल 
निपत । पितानपुर के ननदरीको उ . क्षे . पूलिंग स्टेशन | पीनीलीधारिएज 
नितीय पालिीटी 
धागा बासिीटी-II] सबस्टेशन 

| पीनीतीधापित 
पिना सब स्टेशन 

| पीजीसीधापिल 
पोगा [ पालिीटी-II ] सब स्टेशन 

पीनीसीधापिल 
सतना दितीय बासिीटी) 

पीजीसीधापित 
भिवानीवासीटी - सब स्टेशन 

पीजीसीधाषिज 
सटिकारा पप स्टेशन 

पीजीसीधापिल 
पिना पालीटी-II ] सब स्टेशन 

पीजीसीधापिल 
ग्वालियर 

पीजीसीधाईएन 
मेरा सब स्टेशन 

पीनीनीधानि 
सासाराम तपस्टैटिफ ) सब स्टेशन 

पीजीसीधापिल 
होर [ प्रथमटेरिफ ) 

पीजीसीधापिल 
हीर (निीय टेरिफ ) 

पीजीसीधाज 
टायगर पूलिंगस्टेशन कोटा ) 

पीजीसीधानि 


பம் 


பாம் 


பாம் 


1000 


நாம் 


நப்பப் 


पुपीप 
प्पपीए 
एमपीए 
एपीए 
पुपीए 
पुपपीए 
पुपवीप 
एपीप 
पुपपीप 
पुपपीए 
पुपपीए 
पुपीए 
पुपवीप 


1000 


1000 


பப்பப் 


000 


பப் 


3000 


1Fll 


1 


தர் 


1500 


1500 


1500 


4500 


4500 
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| पटनमनात 


कामा 


भाग 


| सपीगोमा 12वींगोमाका 12वायोमाषा 
के दौरान पति पा 

1432017 की 

विपिनगार 
1500 

1Filil 


पुपीए 


पुपपीए 


1500 


1500 


1500 


टायगर पूलिंगस्टेशन जपनार के ननरीक) ( प्रपा 

पीजीसीधापल 
धाग्रिीटी) 
टायगड पूलिंग स्टेशन तमनार के ननहरीका दितीय | पीनीसीधापिल 
पाहिलीटी 
रायचर सवस्टेशन [ प्रपपवालिटी 

पीजीसीधापिल 
रायचर सब स्टेशन दितीय वालिटी 

पीजीसीधाणिज 
टापपुर पूलिंग स्टेशन 

पीजीसीधाईपज 
| सोलापुर सबस्टेशन 

पीजीसीधापिल 
टायगा पूलिंग स्टेशन तमनार के ननरीका तृतीय | पीजीसीधानि 
पालिीटी 
टायगह कोटा पूलिंग स्टेशन चतुषालीटी) | पीजीसीधापिल 


1 


1500 


पीए 
पुपपीप 
पुपपी 
पुपपीप 
पुपीए 


1500 


1500 


பப்பர் 


பாபம் 


1500 


1500 


पुपपीए 


1500 


சாப் 


जपतपुर पूलिंग स्टेशन तिीय धाग्निीटी) 


पीजीसीधापिल 


पुपीए 


1500 


1Film 


ਜ਼ੀ 


पीजीसीधापिल 


पुपीप 


பப் 


dil 


1500 


धकोला -|| सब स्टेशन 
तिरोरा सब स्टेशन 

लाप चप -II] [हिनीपटिफ ) 
धनियगा कोरपा पूलिंग स्टेशन 
बर्नल सबस्टेशन 


पुपीपुल 
पुपीपल 
यूपीपीटीसीएल 
पीजीसीधाणिज 
पीजीलीवाणिज 


पुपपीए 
पुपीए 
पुपपीए 
पुपवीए 
पुपपीप 


பப் 


1000 


1500 


1500 


Simil 


पीजीसीधापिल 


150 


1 


धीरंगापार वासिीटी-|| 
धर्मजयगत कोखा पूलिंग स्टेशन पालीटी -II 
झायगडा पनिंग स्टेशन 


पुपीए 
पुपपीए 
पुपीप 


150 


पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापिल 


1500 


1500 


1500 


1Fll 


100 


Sunil 


शालगडा तिपधानिीटी) 
नेल्लोर धीर|| - धाग्रिीटी 
शोलापुरजीधापना सब स्टेशन 
धंगुल पूलिंग स्टेशन . सब स्टेशन [41500 ) 
पटेली पालिीटी-|| 


पीजीसीधाईएल 
| पीजीसीधाग्नि 
पीजीसीधापिल 
पीजीसीधापित 
पीजीसीधापिल 


पुपपीप 
पुपीए 
पुपवीप 
पुमवीए 
पुपवीण 


आ 


1500 


1Film 


தப் 


1 


15 


1500 


। PF 


तिरूवलप सब स्टेशन [ 2x1500 ) 
| विंध्याचल पूलिंग स्टेशनापालिीटी -1 ) 
धारिया ( भोपाल) [2x1500 ] 


पीजीसीधापित 
| पीजीसीधाईपल 
प्रमजीपुज 


पुपपीए 
पुमवीए 
पुपचाप 


15lil 


1500 


000 


000 


पुसजीएल 


पुपपीए 


தப்பம் 


பப்பர் 


| एपीए 


Sill 


सब स्टेशन ( पीडीटीसीएल] [ 2x1500 ] 
कोटाडी- || सब स्टेशन - 
धनपाराडी सब स्टेशन 
घंटा निता पानरा] पनिंग स्टेशन 
फागी जयपुर रक्षिण [ 2x1501 ] सब स्टेशन । 


पुपीएल 
यूपीपीटीसीएल 


एपीए 


1000 


पुपवीए 


பப் 


धारवीपीएनज 
धारपीपीपनपूज 


पुपीए 


Sil 


धंगल [ पालिीटी-|| 


| पीजीसीधापिल 


। एमपीए 


। 


। 


1500 
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पटेनमानात 


काकी 


पीयोमा वायोमा | 12वीपोमाषा 
म रोरान पति वार 

31.03. 2017 की 
बिपिन्गार 


தப் 


F 


தப் 


1500 


1500 


पटेली पालिीटी-1] 
तिरपलप सब स्टेशन 
धंगूलचालीटी -III ) 
चंपा पूलिंगस्टेशन पालिीटी ] 
पडोदरा सब स्टेशन 
विंध्याचल पूलिंग स्टेशन पालीटी-II] 
धंगल सब स्टेशन [ पालिीटी-1 ] 


पुपपीए 
पुपवीए 
एपीए 
पुपवीए 
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चंपा पूलिंगस्टेशन पालिीटी-|| 

पीजीसीधापूज 
पारापली जीवापिस सब स्टेशन 

पीजीसीधापिल 
धीरंगाबाद - || [ एक्ट्रनी) सब स्टेशन 

पुपपाटीसीपल 
पुणे जीधापन सब स्टेशन । 

पीजीनीषाणिज 
कानपुर [ जीवाणिय सब स्टेशन 

पीजीसीधापित 
चंपा पूजिंग स्टेशन पालिीटी -| | धीर ) पीजीसीधापिल 
चंपा पूलिंग स्टेशन पालीटी- || धीरा ) 

पीजीसीधापिल 
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घागरा यूपी) पलापन [ पालिीटीना [ फोडापार) | यूपीपीटीसीएल 
धागा यूपी) पनापन धात्रिीटी- II) ( फनेापार ) | यूपीपीटीसीएल 
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12वींचपवियोचनारीरान रिकाम्स 


12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि वर्षात प2012- 13 , 2013 - 14, 2014- 15 , 2015 - 15 धीर 2016- 17 के दौरान 220 केवी धीर उसने धधिक क्षमता वाली 
पारेपपप्पपालियों के संदर्भ में पासतविक उपलब्धियों के विवरपनी रिपषनुसार : 


- 


- 


5 . 1 202 - रोयनपालबापतीपनि 

पर्ष 2012 -13 के दौरान 17 107 सीकेप्प पारेपप जानिों [ 220 केवी धीर उसने धधिक पोष्टेनजर] तपाSHIF Yपपीपट्रांसफॉमशन क्षमता पापित की 
गा । स वर्ष के दौरान पलिया धीर भिवानी कंपर्टट स्टेशन में बितीय पोलधीर महा पोइिंटगर जाति पर 2500 मेगावाट एचपीडीसी पोल को पूरा करना 
विशेष उपष्धि रही। ETF केवी जानिों की पापना के वजावा लपकेदौरान 765 केवी पर 24000 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमताधभिवृद्धि की 


ग 


152 


पा2013 - 14रामपानीपत 


वर्ष 2013 - 14 के दौरान 16 ,748 लीकेपुप पारेपलानिों [ 220 केवी बार उसने धधिक पोस्टेन हत ) तपा - 

70पुपवीपट्रांसफॉपशन क्षमता पापित की 
गा | IT ETF केवीलानिों की स्थापना के साप पके दरोटान TF केवी स्तर पर 4000 एमपीए की ट्रांसफॉमशन अपनाभडिकी गई। इस पकि 
रोटान भी टायचट- शोलापुर 765 केवी सानि के नाटप रक्षिणी क्षेत्र के शेष भारत के साप सिंकोनाानेशन विशेष उपलब्धि रही । 


GS पर्ष 2014- 15 समपानीपानक 


EU 


वर्ष 2014 - 15 के दौरान 2 ,101 स्त्रीकपप पारेपलानिों [ 220 केवीघाट उसने धधिक पोस्टेन हजट] तपाF FE4 प्रपतीपट्रांसफॉमशन क्षमता स्पापित की 
गा । सपा के दौरान रक्षिणी क्षेत्र धीर पशिपीक्षेत्र के सामान केवीप्तपातीका बालीकटपबीर कल मिलाकर ऐसी 2 जानिों में में निजी क्षेत्र के धंतर्गत 
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नE केवी जानिों की पापना प्रमुख उपलब्धियां रहीं। पिछले वर्ष के अनुरूप स पर भी 765 केवी स्तर पर 8500 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 
अभिडिकीगा 


GE 


- 


- 


पा - रोमपालापीपति 
वर्ष 2015 - 16 के दौरान 28 ,114 लीकेएम पारेवप लाईनों[ 220 केवी धौर उपग्ने धधिक पोटेन रुना तपा5249 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता स्थापित की 
गा । स पकिदोरानषठपाचल प्रदेश में विवसनाप- चारपानी में उत्तर प्रदेश में घागरा तक 300 केवी के सर्वोच्च पोस्टेन स्तर पर एक प्रमुख एनपीडीसी 
जानि प्रचालित की गई। इस पकिदोरान भी नरें - न्यूदगी) - कोल्हापूर न्यू ) 765 केवी जानि [ 400 केवी डीसी सानि पर प्रचालित की पापनादाय 
दक्षिणी क्षेत्र के साप भी सिंजोनस लिंक की क्षमता पनागिरी 


G55 


पा2016 - 17रामपानीपत 
पर्ष 2016 -17 के रोटान 26,300 सीकेएम पारेपलाईनों [ 220 केवी धौर उसने अधिक वोल्टेज स्तर तपा1315 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता स्थापित की 
गा । विचलनाप- चरियाली-बागरा सानि में 300 केवी के दूसरे पोलापतीपुरद्वार में विपनाप- चरियाली -बागरा के पुलपापिलो पोस-III) धीर चंपा 
कुरक्षेत्र के एक पोलकी पापना सपकीगई। 


1zीमायोकादायनरमीतपणामविला 
12वीं पंचपवियोचना 

पर पति 


. 
" 


11वीं पंचवर्षीय योजना केधन में 132 केवीधीर उससेयधिक पोल्टेन सतर परतरक्षेत्रीय पारेपपक्षपता27,750 मेगावाट पी । 12वीं पंचवर्षीय योजना 
षषधि [ षप्रेल 2012 से पार्च 2017 ) के दौरान 47300 गावाटकीतरनेत्रीय पारेपपक्षपनाभिवृद्धि की गई , जिसमेंदिनांक 31.05 2017 की रिपति के 
धनुसार कुल तरक्षेत्रीय पारेपपक्षमता [ 132 केवी धार उसने धधिक पोटेन स्तर पर 75 II माघाट हो गई । 


12वीं पंचवबोचनापारपारधीव पगापिपरपनीचेपिया 


[ पारेगमपावापा ) 


दिनांक132पिसार 
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स्पर 
डेइटी -शापुरी 220 केवी पुनानी 
पुजफ्फरपुर- गोरखपुर 40 केवी डीसी सीरिन टीसीएससी के नाम 
पटना - पलिया 40 केवी डीसी अन्ड ) 
विहारारीफ - पलिया । बीडीसी अन्ड ) 
पार - पलिया 41 केवी डीसी मन्ड ) 
गया - पलिया केवी पानी 
सासाराम - लाहापाचारापनी 400 केवी डीसीलानि सासाराम पुचपीडीसी पर-ट्रक को पाापान कर दिया गया 
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सासाराम - फतेपर 765 केवी2: पलानी 
पा - |-गोरखपुर 410 केवी डीलीब) जानि 
गया -वारापनीत केवी प्रांतीलानि 
विहााटीफ - वाटापली400 केवी डीसी लानाला 
समीर 
एवं 
पूधिपादर- कोटपा 20 केवी सस्टि 
सीटिन कंपनी + टीसीएलसी के साप राउरकेला - रायपुट 400 केवीडीसी 
सीरिन कंपनी + टीसीएलसी के लापटांची - लिंपन 400 केवी डीसी 
स्त्रीटिन कंपनी के साप राउरकेला- टायपुर 400 केवी डीसी [हितीय) 
रांची- धर्मनगर - पशिपीक्षेत्र पूलिंग स्टेशनासा केवी एलसी सानि 
टांची - धर्मजयगात केवी दितीय प्रशास्त्री 
झायगडा-वनयगात केवी डीनीलानि 
नम्मी 
प्रिम्बार 
धौटिया - पालनपुर केपीटीसी 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
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कोटा - उन220 केपीटीसी 
विंध्याचल पनपीडीसी पर -ट्रक 
गवालियर- धागा 71 केवी ? : पुलांनी 
जेटला - कटोजी0केवी डीसी 
चंपा पूल - कुरुक्षेत्र एनपीडीसी पापोज 
ग्वालियर- जयपुर केवी पासी जानि 
धारणपीपी-यूनल पर | केपी डीली 
घडानी [ महा ) - महेंनगर एनवीडीसीपापोत 

EX 
रविष 
पालिला-उपटी सिंजर 20 केवी पुलांनी 
गनुषाका पुनपीडीसीपर-ट्रक 
तालचेर-कोलार पुचपीडीसीपापोत 
तालचेर-कोलार पनपीडीसीपापोत का सायन 
धंगल- पीकालम 
नमी 
| निमिष 
चंद्रपूर पुनपीडीसीपर - टू- पक 
कोल्हापुट- पेलगाम 220 केवी डीसी 
पोंडा - नागाझारी 220 केवी डीसी 
टापचर - शोलापुरात केवी एमाली जानि [ पीनी) 
| टायचर - शोलापुरात केवी पुलांनी जानि । निजी क्षेत्र) 
नरें - कोल्हापुरात केवी डीसी 4 ॥ वी पर वाशित 
पर्धा- इटावार 765 केवी डीसी जाति 
[ पर्धा- निनामापा जानि ) 
बामा 

- सराई 
पीटपाटा - सालारुटि 220 केवी डीसी 
पाला - पोंगागिांव 40 केवी डीसी 
सिलिगुडी - पोंगाईगांव 400 केवी डीसीड) लानि 
उम्म 
उपर - पर 
विचनापटियाली - धागा +1 - 800 केवी, 3000 मेगावाट पुचपीडीसीपा - पोता 
धजिदारपुर के पपलिंग स्टेशन में विचनापरिपाली- बागरा +1 - 300 केवी, 3000 मेगावाट पुनपीडीसी पाई - पोज 
| तपा3000 मेगावाट के दूसरे पॉपूल का योग 
नम् 
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12वींचपविमोचना बोचनापहनाप हानिकीपरपाना 
12वीं पंचवर्षीय के अंत तक दाखिल करने के लिए योजनापडतरनेत्रीय किकी पारेषपक्षमता 800 पेगावाटपी। 12वीं पंचवर्षीय योजनाधंत में 
निर्धारित जपवर्षात 3050 मेगावाट के धनसार योजनापडक्षमता की तुलना में कुल 75050 मेगावाट की तरक्षेत्रीय पारेसपक्षमता हासिल की । 


6 .7 पीपीयोमामलामानहानियां 


G . 7 . 1 


चनारियां 
पारेपप परियोजनाओं की योजनाषागे पापित की जाने वाली उत्पादन परियोजनाओं के साथ-साप पनाईजातीदेवीर विश्वत के पक्षपान के लिए संघाड़ 
पारेपप्रपाली [ पटीपन की पापना किसी भी प्रकार के विलंच तर के परिणामस्वरूप विशुनपरहहो सकती । पारंपसेटेकुलकार्यो के लिए 
कार्यान्वयन पुग्नियों को कार्य पूरा करने में चनौतियों का सामनाकरना पडताई मुख्य चाम्पिांसनकार : पन स्वीकृति प्लान होने में कितंच ,मार्गाधिकार 
धौर क्षतिपूर्ति की समस्याएं तपासवस्टेशनों के लिए भूमिषधिमाइप चनौतियां । क्रियान्वित की जा रही पारेपपलानि परियोजनाओं[ 220 केवीधीर उसमें 
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अधिक के विघटप, ना कार्यान्वयन एग्नियों के समक्ष वन स्वीकृति संबंधी पडीचूनौतियां ( 12वीं योजना के दौरानरेखी गई। मौनर ई.के विघटप पन्त 
1 .1 में दिए गए 


G .72 


पन पीकी 
ऐसी पारेपप जानि , जोपन क्षेत्र से होकर गुजरतीई के उस भाग के लिए पन स्वीकृति एक अनिवार्यषापायाताई पारेपलानिके मार्गरेखाप कार्यको 
पंतिम टपरेते समय वन क्षेत्र, राष्ट्रीय उमानों, पन जीवषपारप्पधादिको पचाने पर जोर दिया जाताई. तपापि कभी कभी ऐसे क्षेत्रोंको पूरी तरह से पना 
पाना संभव नहीं हो पाताई लंबी प्रक्रिया धीर अलग - अलग तर निहित होने के कारण पन स्वीकृति प्राप्त करने में काफी समय लगताई परियोजना 
कार्यान्वयन पुनेंसी [ पर्नेलियों को मापनभाषों से सहमति प्राप्तकरने में चनौतियोंका सामना करना पड़ रहा है, जो पनधिनियम 2005 के धंतर्गत अनिवार्म 
कर दिया गया । यहां तक कि टान्य सरकारें भी धागे की स्वीकृतियों के लिए पर्यावरण , पन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पुपोषिष को प्रस्ताव धोषित 
करने में पहन समय लेती । 


G . 7 


नाबाशिकारपीटा 


पारेषण पोल्टेन वृद्धि के साप टापर फटिंग के लिए भूमि की धापा यस्ता धीर पााधिकार की चौडाई भी काफी अधिक पर गह। पार्गाधिकार की 
धापायकनाधों की धनरल पनाने के लिए नवीनतम प्रायोगिकीय समाधानों को अपनाए जाने के बावजूद भी पागाधिकार प्राप्त करने में परेशानियों के 
परिपापल्वरूप पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विवाहोताई पाधिकार के लिए मूल्यांकन धीर क्षतिपूर्ति के निर्धारप के लिए धलग - अलग 
टान्पों पेंधलग- अलगई। 


G .74 


बस्टेशनों नियमि : 


सबस्टेशनों के लिए भूमिलापात्पतया सरकारी भूमिषापानिजी भूमि होती है, जिसका अधिगम भूमिषधिमप धधिनियम 1984 के पापधानों के अनुसार 
किया जाताई। नए उप शाइटी क्षेत्रों धीर धोलोगिक केंद्रों के लिए टाउन प्लानिंग करने लपप सप सटेशन के निर्माप पारेपपलानि पिसाने के तम्पको भी 
ध्यान में रखा जाना चाहिए। अप सटेशन के निर्माण के लिए भूमि की धापायकना को कम करने हेतु शापिंड सब स्टेशन धीर गैस एजेंटेड सब स्टेशनों 
[ नीवाईएन), निनके लिए पारंपरिक सब स्टेशनों की तुलना में लगभग 30 % भूमिधावायक होती है, के नेपाल को मेट्रो शहरों , पहाडी क्षेत्रों धार धन्य शाइटी 
क्षेत्रों में तेजी सेषपनाया जा रहाई 


पन 


- 1 


चोरियां 


ERITE 


पासनानका नाम 


पनियांपासारपपाहाबा 


1 . 1 


उपरखा। उपर पत्रिी पंकज बाप - बीखोचना 


गोधरलीयामालमिोनामिबिहे 


1 . 1 . 1 बाब - : उचरपी- उपरीभिती बाप 
1. 1.1 .1 | + - मीनीविपनापीबागी - बरापापोवनानि जानि का कार्य पूरा हो गया तपाषानुपर 15 में कमीशन 

होगया। 
1. 1 .12 | tin केवी पलिपारा-विचनाप रियाजी जानि 

जानि का परीक्षण सितंपर 15 में नपा की 

कमीशनिंग दिनांक 11. 10 . 15 कोषा। 
1 . 1.13 विचनाप टिपाती [ पनिंग प्वाांटा के रंगानी - पत्रिपारा 40 केवी डीसी जाति का | सानिकी कमीशनिंग दिनांक 30. 10 .15 कोषा। 

पुजवापिलधी 
1 . 1.14 132 केवी डीसीविननापटियाली-विननापटियाली पनिीसीएल) जानि जानि का परीक्षप सिंतंपर 15 में दा तपा सकी 

कमीशनिंग दिनांक | 1 .10.15 कोला। 
1.12 बाब - : 

महीनीलामीमापारेलानी उत्पादन वर्ष 2016 - 17 धनुमानित है । 
1 .12. 1 | 400 केवी डीसी कामेंग - पलिपाटालानि 

उत्पारन के साप सामनरूप रूपापित करने के लिए एटीपल 

कीगति पपा संभषधीपीकीगा। 
1. 122 वी डीसी पलिपारा - पोगागिांव जानिन्दि) 

लानि धक्ट्रपर 14 में कमीशनिंग के लिए तैयार हो गई तपा 

दिनांक 02 . 11.14 को कपीशन हो गयी। 
1 .13 बाब - गोवरलीयेफसामनीममनिमीप उत्पादन परियोजना वितषित होगा। 

LIR 
1 .13 . 1 4000 केवी डीली लोवर भनिटी- चिन्तनापरिपाली जानि - । 

पढ़े पांधों के खिलाफ पानीय लोगों की पाधा विहोइके 
कारपकार्पषभी कामाई उत्पादन कार्यपधनिशित 


1.132 


400 केवीदीनी लोवर भनिटी - चिन्तनाप चारपालीलानि - ।। 


पड़े पांधों के खिलाफ रूपानीय लोगों की पाधा बिहोड़ के 
कारप कार्यषभी कालाई उत्पादन कार्यक्रम निशित 
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12 . 1 


122 


FILM 


12 


124 


125 


125 


12.7 


123 
12 . 


12 .10 


13 
13 . 1 


पिसारम - व्हिंगामायाजमोनालिब 
अपनी 
| THF केवीदीनी रिहं - विंध्याचल पूलिंग स्टेशन सानि 

सस्टि - 1 की 26. 06 . 14 को 400 केवी पर पाशित किया 
गया । 

सस्टि -धिगत 1 कमीशनिंग के लिए तैयार था । 
400 केबीडीसी विंध्याचल - - विश्यान 

धारिमाना की रिपति में विंध्याचल पूलिंग स्टेशन को 
पापिास करने हा 0 .12 2012 को परीक्षण किया गया 

धौर जनवरी 2013 कपीशनिंग की गई । 
| 765 केवी प्रसांत्री विंध्याचल पूलिंग स्टेशन - सतना सानि [ 193 किलोमीटर जानिकी कमीशनिंग मार्च 15 में ही 
एमाली +7 सीकेएप डीसी पोर्शन सिस्टि - ) 
T65 केवी एमांनी विंध्याचल पूलिंग स्टेशन - सतना जाति [ 194 कैप्प 

जानिकी कमीशनिंगधगत 15 में की 
पुनानी + शास्त्रीपुप डीसी पोर्शना अक्टि - I 
TOE केवी यात्री सतना- ग्वालियर मानिसस्टि - ] 

जानि की कमीशनिंग फरवरी 14 में 
[ कॉमन डीसी लोकेशन सहित ) 
TF केवी पुलांनी संता- सवालियर सानि सम्टि -|| 

जानिकी कमीशनिंगधगत 14 में ही 
Ta5 केवी पलांनी लालन- विंध्याचल पूलिंग स्टेशन जानि 

सानिकी कमीशनिंगल1 महा 
| 400 केवी डीसी लालन - विंध्याचल पूलिंग स्टेशन सानि 

जानि की कमीशनिंग दिसंघट 12 की 
पीसीवाबिर- माहाबलीपीनानानि मनान | जानकी कमीशनिंगषगरून 15 की 
गोसानाहि 
| 400 केवी डीसी परसी - जयपुरषापीपीपन जानि [ प ] 

जानिकी कमीशनिंग दिसंघट 15 पैक 
सीमापाचरचारवाजीखोचनानिएपापापानी पीपीटीएनजी नाई 14 . 
TIF केपी डीलीशालगडा पूलिंग स्टेशन- धर्मजयगर जानि " 

जानि की कमीशनिंग जाई 14 का 
765 केवी डीसीधजयगा- जपतपुर पूलिंग स्टेशन जानि 

जानिकी कपीशनिंग 15 .10 .15 कोषा। 
धर्मनपगा । कोरवा के ननरीक TF केवी एमांनी रांची - सिंपत (विज्ञासपर पूलिंग | 

निंग पार्न14 में ही 
स्टेशन का एजधालियो 
400 केवी डीसी जपलपुर पूनिंग स्टेशन- जपजपुर वलपता) जानि 

जानि की कमीशनिंगदिसंबर 13 में की 
उतीबाबतचरमरवानाखोचनानिपारेसापानी - पीपीटीएपनी 
THE केवी डीसी नवलपुर पूलिंग स्टेशन - पिनालानिलानि 

जानिकी कमीशनिंग दिसंबर 13 का 
| TGF केवी पनांनी पिना -ग्वालिपट जाति तृतीय वक्टि 

जानिकी कमीशनिंग प1ि4 में 
चीमाधीवाविराटनाशिानीय जनहीतीपोटन | जानिकी कमीशनिंगषगरून 16 का 
नोक्सानी बोरकर [ 1111 ) 
TIF केवी पलानी जयपुर- भिवानी जानि 

जानिकी कमीशनिंगषगत 1 मका 
पा - टीपीबाप कानिक निकायबागी 

गोशित बनानी। 
41 केवी बीवी पा ॥ टीपी - बोररवानि - - बानिमकीनावापाचन 

कमीन हो गया। 
जातपरहिमचा - बा - चरमवाजीसोनापिपासव पीपीटीएनजीशिबर 141 
पानी 

पीसीयंजीयालीमा- हमेलापानि जानि की कमीशनिंग दिसंघट 15 पैकी 
नवरी 
पीएमबी बबा - पारापानी नान 

परीक्षप होने वालाई 
T65 केवी पाली पलिया - वारापली जानि 

जानिकी कमीशनिंग मार्च 16 में 
बहपापपीपी बाब - बापबहपापापानी 
केपीली राबचर- बोनारपान 

बानिकी कमीनिंब पिर ही 
| TO केवी पनांनी शोलापुर-पुजानि 

लानिकी कपीशनिंग फरवरी 15 की 
पुजीवाणियों में 400 केवी डीनी पती - पुपेलानिका पुलधापिलो पल्टी - अम्टि | पूजधानिधी लानि की कमीशनिंग फरवरी 15 छका 


| जानकीकमग 


134 


1 . 


14 . 1 


1 .42 


1.43 


144 


15 


15. 1 


11 


15. 1 


1 .12 


168 


1 . 7 


1 .7 . 1 
1 .72 


1.73 


सहित ) 


1.74 


1.7F 


पुणे जीवापिस) में 400 केवी डीसी पपे - धीरंगापार सानिका पुलधापिली पल्टी - | धारचोडमयू की लपल्या प्रगतिशील अंग से की जा रही 
अक्टिसहित ] 
टायचूर न्यू सब स्टेशन रोड के 400 केवी डीसी वर्तमान टायचूर- गूटी सानिका | जानि की कमीशनिंग दिसंघट 1 की 
पुजवानिधी 
पीपापी परियोजना निमंत्र - स . . स्टरकनेक्टर श्रीगीरी पनजी चिर 11 
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चाम : 

पीवानापयिोनमा पि . ब -रोटरमनेटर 
15 . 1 चंपासवानानिपीत - पीपीसीपासोमबार | पुच्चीत बनयमापनाच्या 
कीगारी पीयामेवापटपमान | सकेकावारनामीणबीर 

कीपीसम्बाकाबामना करना पड़ रहा है । 
बाबा : 

पबनावमोचमा निसरीबारे पानी 

बरसीकर 
152 

400 केवी डीसी कुरक्षेत्र - जालंधर सानि ( ट) ( एक सम्टि यानि 4007220 केवी | जानि कमीशनिंग के लिए नवंबर 15 में तैया या तपा 
नाकोडर पीपलटीसीएल ) सब स्टेशन) 

दिसंबर 1 कमीशनिंग होगया । 
133 रक्षेत्र (त्रिपाल षष्ट्रलापूर- सोनीपत 400 केवी डीसी सानिका पुजधानिधी जानि नपंचर 15 कमीशनिंग के लिए तैयार या तपा 

दिसंघट 1 में कमीशनिंग हो गया। 
पीकामाबाकस्टमेटकीपाटविलासष्ट उतारन वाखाननापिया होबत 

| शिपिटरीनारन पाखोचनाबापांपाकीपन पानी 
14 . 1 7 पी डीबीपीमा बिस्टेसन - पंजवानि 

चरप -1 की पन स्वीकृति ( १५ हेक्टेयर प्रतीक्षित हा 01 
पैकेज के लिए फिर से निविदा जारी की गईधीर जनवरी 
2015 में अधिनिर्णय किया गया। टीपीसीधी मार्ग के तहत 
पीकालप - पागिटी के साप -याप कार्य निगपारित किया 
जा रहा है धनसूनी धगस्त 2016]। पहले पूरा करने के 

लिए प्रयास किए जा रहे 
1 . 10 रपिषी जीव विखपानी बीटा - XII 
1. 10 .1 | वीडीभीनी - महारबानि [ बरंपापी पर जस्टिसनरमीनालाक्टर 

मीन रूमा 
1 . 102 | 400 केवी डीसीनौपाडगी)- नरें [ पर्नपान) सानिलि लानिकी कमीशनिंगरिसंपर 15 की 
1 . 103 | कोल्हापुर में 400 केवी डीसी कोल्हापूर- पापुसा के दोनों प्रक्टिों का पलधानिधी जानि की कमीशनिंग नवंबर 15 पैसा 
1 . 11 पीस - 

बाझिटमेटमनीटारमीसीपपर 
योनिमरी ताजपत्रिोमायापबहान पानी 
1 . 11 . 1 | THF केवी डीसीधंगुल - शायगडालानि 

जंगल के पासपास धारपोलमय की सपल्या का सामना 
करना पड़ रहाई पड़े पैमाने पर पन क्षेत्र शामिल होने के 

कारपपन स्वीकृति प्रतीक्षित सपल्या जटिल । 
1 . 112 | Ta5 केवी डीसी झापगला - धनियगर जानि 

पडे पपाने पर पनक्षेत्र शामिलड़ा लपल्या जटिल 
1 . 12 बनवलपर - स .पासपमनोरेपानी 


1 .12 .1 
1 . 15 
1. 18 .1 


1.132 


1. 133 


1. 184 


1 . 135 


400 केवी डीली कम्पोन -निंर सानिएक्यू) 
विपासारनाम्पालापानीजाकरोचना | 
| TF केवी डीसी जपलपुर पूलिंग स्टेशन - धीरजिानि 
TOR केवी डीली धोरपतींगा जानि 
400 केवी डीसीधो धोलानि [ प ] 
धोरी में सतना-ग्वालियर 76 केवी पुलांनी जानि के एक सक्टि का पूजधानिधी 
| धींगड़ में धागा - मेरसात केवी पुलांनी जाति का एजधानियों 

कार्य धारे पार्च 15 दिया गया । अभियांत्रिकी तपा 

सर्वेक्षपतगति पर 
| अलीग में कानपुर - झटिकाराम केवी एमास्त्री जानि का एनवाईएनधी कार्य धादेश पार्च 15 में दिया गया । अभियांत्रिकी तपा 

सर्वेक्षप प्रगति पर है। 
| प - रापार पीनिक 
| TOF केपी डीली पर्धा- इटावार सानि 

वित्तीय प2016- 17 पेंपर्धा-निजापापार झिसे को पूरा 

करने का प्रयास किया जा बाई 
| 400 केवी डीसी निजामापार -रिचपाली जानि 

वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में पूरा करने का प्रयास किया जा 


1.135 


1. 14 
1 .14 . 1 


1 .142 


1 . 15 


1 . 15 . 1 


1. 152 


1 . 1FS 


जीनामानोर :- रानीवपारेलोचना [बारी - बाब 
| 400 केवी डीली धनमेंट ( न्य - धनराधारपीपीएन] जानिए क्यू 
400 केवी डीली चित्तोरगहन्य) - चित्तोडगधारपीपीएन ] जानि [ प ] 
410 केपी डीली तिरुनेलपेली पीएल- दतिकोटिन पीएल जानि - 1 [ प] 
400 केवी डीसी तिम्नेलपेली पीएल- निकोटिन पीएन सानिया 
गीनामानोर :-पर्यनीवालोमा बारी - बाब 
TOF केवी डीसी पनसम्टा - चित्तोडगा जानि 


1 . 154 


धभियांत्रिकी तपासर्वक्षप प्रगति पर ही 


1 . 16 
1.16 . 1 
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1. 162 | 765 केवी डीसी चित्तोडगड - धनपेटलानि 

कार्य प्रगति है। 
1. 163 | 400 केवी डीली पनसकंटा- संबी लानि 

कार्य धादेश जुलाई 15 में दिया गया। अभियांत्रिकी कार्य 

प्रगति पर 
1 . 17 टानामाचसापालामावलम्हारपनि बारीब कामपानी. : 22 माह । 

पानी पारेषापानी पीकरण । 
1. 17 . 1 40 केवी टीसी जगपेलिंग - अलीपुरदारलानि [ प ][ भारत पाला भाग) कार्यपादेश पार्च 15 में दिया गया। 

| उत्तरी 
2. 1 गरीबानी बीरपयोचना - III 
2.3.3400 केवी डीनी रेड्टान - पागपत सानि [ ] 

धारचोडम्यूकी लपल्या पशिपी उत्तर प्रदेश 
22 उत्तरीवापानीवासीकरणोचना - Nx 
72.1 | पागपत ( प्रन्ड ) के 400 केवी डीसी मेर - पिन सानिका पुजवाणिजधी 

सक्टि -। धालिीटी-1 के साप मार्च 15 में पाशित किया 

गया। शेषधील 15 में संभाषिता 
23 बानीराबानिए उपरीपत्रापानीबासीकरण 
ll केवी डीसीधागटा - सिंकर सानिए क्यू 

लानिकी कमीशनिंग दिसंपर 18 मला 
| 400 केवी डीसी सिंकट- जयपुर जानि 

धारचोटप्यू की समस्या का सामना करना पड़ा। संचिता 

जेपी पार्टनरको कार्यने पारफिर से प्रचालिताया। 
25 400 केवी डीली सिंकट- सागालानि 

जानिकी कमीशनिंग ननवटी 15 ही 
पंचकूला के नापपा झाकटी-पतापुर (ट्रिपल मोपर्ड) 400 केवी डीसी के दोनों फरवरी 12 में कमीशन या 
अक्टिों का पुलपाणिजयी 
निकर के निकट [ धारपीपीएन ]- सागा 220 केवी डीसी के दोनों शक्टिों का | सम्टि [ सीकेएम) का पूजधापिलधी जनवरी 12 में तपा 
पुजवानिधी 

सक्टि -धिप्रैल 12 कमीशन या 
24 उपरी त्रीव पारेषणीयोचना 

" सहारनपुर में पुजवाणिजधी को छोडकर छोड देने के लिए 

योजना पनाजिा रही । 
4in केवी डीसी भिवानी - निंदलानि 

जानिकी कमीशनिंग पा की 
242 सोहावल के 400 केवी डीसी पलिया - लखनऊ जानि के रोनों सम्टिों का | सक्टि -|| [ 12लीकेएम का एजधापिलधो जून 12 में तपा 
पुलवालियों 

सक्टि -| जनपटी 18 कमीशनला। 
सहारनपुर के 400 केवी डीसी रेहान- बागपत जाति [ अन्ड ) के दोनों प्रक्टिों का | पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धारधोडषयू की गंभीर लपल्याई । 
पुजवापिलधी 

टान्य सरकार दारा री गई सलाह के अनुसार जानि को 

हटाने का प्रस्ताव के. पि . प्राधिकटपको संरमित ) 
244 शाइनहांपुर के 400 केवी डीसी लखनऊ -पटेली सानिापीनी) लानिके दोनों सस्टिों धारथीएनए पावर स्टेशन से पावर के वक्पणान के लिए 
का पूजधापिलधी 

स्नेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पाइनहांपुर सब स्टेशन को 
पापिास करने का फरवरी 2012 सस्टि -I [ 2 सीकेएम) के 
पुजवाणिजधों की कमीनिंग की गई सम्टि - II को जन 

2014 में चार्ज किया गया। 
245 | जयपुर के 400 केवीडीसीषागरा - जयपर जानिके दोनों सस्टिों का पुजवाणिजयी । 11 साक्ट के पुलवापिलधी की कमीशनिंग प ि2012 में 

कीगाँधीट सक्टि -|| धगस्त 2012 में कमीशन किया गया । 
2 . 5 

| उत्तरी क्षेत्रापानीबासीकबोचना - m 
25. 1 पानपोड़के किशनपट- पगरा केवी डीसीलानिके रोनों पक्टिों का पुजवाणिजधी | जानिकी कमीशनिंग सितंबर 18 की 
2F2 400 केवी दीनी विशनपुट-त्यूपानपोइलाना 

बफ के धीर पार प्रभावित क्षेत्रों के कारण सीमित 

कार्यकारी धपधित समसया जटिल 
2 . 5 उतरी जापानी वीरोचना 
25. 1 | TOD केवी पनांनी जखनऊ - पटेली जाति 

जानि की कमीशनिंग पार्च 14 में हा 

[ धारम्पिक स्परपाकेदारा) 
400 केवी डीसी पटेलीन्म) - पटेली पौना नानि ( ड ) 

सक्टि- । तपा । पार्च 14 / पार्च 15 पें कमीशनाया। 
400 केवी डीसी पटेली- काशीपुर जानि पत्र ) 

जानियल15 कमीशन याा 
400 केवी डीसी काशीपुर- राडकी सानि ( ब) 

जानिकी कमीशनिंग दिसंघट की 
till केवी डीली लडकी - सहारनपुर जानि कन्ड ) 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धारोडम्यू की लपल्या हा हो 

रूपानों पर कार्यकालाई सपल्या जटिलहा 
2 . 7 उत्तरी जापानी भीमपोचना - IV 
400 केवी डीसी डान-धनापुर जानिप) 

उत्तराखंड धारोवषयू की गंभीर सपल्या । 
2 .72 400 केवी डीसीएलझती- किशनपुर जानि [ प] एकल सम्टि स्ट्रंग 

पारोडपकी लपल्या का सामना करना पड़ रहा है । 
21 झापामार - 

पाचरनन जयामास पीपीटीप धनुसूची, नवंबर 2014 । उत्पादन परियोजना में 
पानी 

विपक्षा [प2016 - 17 या उसकेपार संभावित )। 
TOF केवी डीसी वारापनी -कानपुर जानि 

पारापली सब स्टेशन के साप - याप कार्य पूर्ण करना । 
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| TGF केवी गुलामी कानपुर- झटिकारा जानि 


पारापली जीधापिल के लिए पकाया भूमि 80 05 2014 | 
कोषधिग्रहीत की गई । 
कानपुर त केवी जीवाणिग्न के साप -याप कार्य चल रहा 
हा कार्य करने की धनपति जनवरी 2015 में प्राप्त की । 
कानपुर 765 केवी जोधागिन के साप - याप कार्य चल रहा 


400 केवी डीली कानपुर न् ] - कानपुर प्रक्निटी जानि [ म्पू 


24 400 केवी डीसीपारापती - सारनापजाति क्यू 

पारापली सब स्टेशन के साप -साप कार्य पूर्ण किया जा रहा 
( सानाप में लानाराम- लाहावार सानि के एक सर्किट के पुलवाईएनधी की धुरवात 
231 पारापली क्यू में 400 केवी लालाराम - लाहावार सानिका पजधानिधी 

लानि मार्च 15 षाशित भा । 
उत्तरी जापानी पीकर बोचना 
TF केवी पानी पर:- पोगालानि 

लानिकी कमीशनिंग प1 की 
2 . 10 उतारी जापानी बग्रीकरण योजना - II 
. . 400 केवी डीली बिहारीफ- सासाराम से वाराणसी क्यू के एक सक्टि का विस्तार | जानि की कमीशनिंग पार्च 15 में का 
2 . 102 पारापली के 75 केवी पलांनी गया- फतेहपटलानि का पलधापिलधी 

पार्च 17 कमीशनिंगी 
400 केवी डीसी सासाराम -प्लाडापार जानिपपान) को उत्तरी क्षेत्र पस से पूर्वी क्षेत्र 

पसरप में शिफ्ट किया जानाई। 
2 . 11 सत्तरीबासीकरमानना 

सप्प स्टेशन का विस्तार कार्य चल रहा है , जून 2016 तक | 

संभावितही 
2 . 11. 1 इसीरपुर( पीनी) में 220 पीडीसी जालंधर- मीरपुर जानि का पूजधानिधी रूप धाउट चान्दादिपर 2018, धीर जप न चान्द 

फरवरी 2015 में [ 19 सीकगुमा 
Z . 2 उत्तरीमापानीसोचना 
2 .12 . 1 टानपुरा पीपलटीसीपल) के 411 केवी पुलांनी टेबर-भिवानी सानिका पुलधापिलधी लानि का कार्य पूरा हो गया । कमीशनिंग का कार्य राजपुरा 

विस्तार, राजपुरा पीएसटीएल सबस्टेशन के साप - यापन 

हाई रिपति जटिल 
2 .122 पंचालाके 400 केवी पुलांनी डेइट-पानीपत सानिका पुलवालिषी 

जानिकी कमीशनिंग पार्च 1 का 
| चा टीजमावबहादसापानी 

उतारनपारखीचना पिपिहोवत 
2 . 18 . 1 in केपी डीली मैना- लारावार लाईन 

उत्पादन के अनुरूप पपा संभव लीपा तक कार्य की गति 

धीपीकरी 
Z . 4 परम्पार - बाबामहारापानी 

उतारन खीचना पिपिहोवा 
2 .14 . 1 | 4in केवी डीसी धारएपीपी -कोटा जानि 

पुरी ( इकटेपर) धीर कोटा [ 99 इक्टेपर प्रभाग के 

लिए पनस्वीकृति प्रतीक्षित स्थान पन भूमि में 
Z . F बनरीवापानी पीकरवीचना - ४ 
2 .15. 1 THE केवी पनांनी जयपुटीपारपीपीएनपूज) - भिवानी सानि तिीय सस्टि ) भिवानी धासपास पाधाररूपलों में पागाधिकार धीर 

टीकी सपल्या 
2 .152 40 केवी डीसी भिवानी -हिसार जानि 

जानिकी कमीशनिंग रिनांक 30 . 10 . 15 कोया। 
2 .153 हिसार के 410 केबीटीसी पोगा-भिवाड़ी जाति का पुलधापिलधी 

जानि की कमीशनिंग जून 16 पदका 
Z . IF उत्तरी धापानी भीमरायोचना - cx 
2 . 16 . 1 40वी पुनाती सिंगरौली - लाहावार जानि [सिंगोली - प्लाहावार जानि [ Fil 

| किलोमीटर का भाग पौजूदा सिंगटीली धंतिम से 400 केवी डीसी टावर पररिंग 

होना । 
2 . 162 400 केवी डीसीधनाडापार- कानपुर जानि 
2. 17 | उत्तरीपानीकधीकरपोचना - II 
2 . 17 . 1 400 केवी डीसी पंचम्ला- पटियाला सानि 

[पंचाला के नजदीक पाने वनक्षेत्र में 10 किलोमीटर पल्टी - सम्टि टापर] 
2 . 172 | 400 केवी डीसी लखनऊ - कानपुर सानि 
2 .173 कपल में 400 केवी डीसी री- पलेरकोटलालानि का पुलधानिधी 
2 . 174 चित्तोडगधारखीपीएनपूजा के 400 केवी टीसीधाटपपीपी - कटोलीलानिके दोनों | कार्य पादेश पा 14 में दिया गया। 
अक्टिों का पुनधापिलधी . [ 15 किलोमीटर पष्टी - सम्टि तपाई क्लिोपीटर डीनी] | 

| केवल एक सक्टिकाही पुजधानिधी किया गया। योजना 

संशोधित होगा । 
टिहरी सोरेन पांरपी ) बाबांबडपारेपानी 
2 .18 . 1 400केवी पानी टिहरी उत्पादन -टिकी पूलिंग स्टोन म्यू ) 
2 .182 टिटी पूलिंग-पेंट 765 केवी जाति का धाशन 

कार्य धारेश फरवरी 15 में दिया गया। अभियांत्रिकी कार्य 

प्रगति पर । 
2 . निबंबाची बाबहपापपानी 

म्लेमेसपाली - बारी - माह । | 
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2 . 19 . 1 220 केवी डीसी किशनगंगा- अपरागजानि 

उत्पादन परियोजना के अनुरूप पक्षे पूर्ण करने के लिए 

प्रयास किए जा रहे । 
2 . 192 220 केवी डीसी किशनगंगा - पगरा जानि 

कार्य प्रगति है। 
22 " उत्तरीमानीग्रीकरपबोचना -xxiv 
2201 धागटा [ पीजी) के धागा - भरतपुर0केवी पुलांनी सानिका पुजधानिधी 
2202 

सांपा [ पीनी) के नवनी -हीरानगर 20 केवी प्रसांनी सानिका पुजवापिलधी कार्यक्षेत्र परिवर्तित -सपाके स्पान परमदनी 
2208 जालंधर पीजी) के पाती पीएम- धपतसर 41 केवी के एक साक्ट का पुजवाणिजधी 

| 12पीयोमागिरायमराष्ट्रीयतानीतिी 4401220 | करने की पनजी- 24 पाहा 

केपीपस्टेशन का निर्माप 
221. 1 | रानपाट (हिपना सतत पुनटीपलपल के साप पल्टी सर्किट टावर के पचाना - पंडोला | धधिनिर्पय प्लगति पर 

400 केवी डीसी जाति के दोनों सक्टिों का पुलधानिधी 
2212 दारका -। [ टिपनाएचटीपलग्न केलामा में घपनौती - जत्तिकालन 400 केवी डीसी अधिनिर्णय प्लगति पर है। 

| जानिके एक स्टिका पूजधानिधी 
1वीयोमापगि रामराष्ट्रपम्मानीवरिलीN220 | करनेकीबपना जी - 2 पाहा 

केपीरटेनकानिधि 
222 . 1 तुगलकाबार ( हिपन सतत पुनटीएनएल के नाम पपनौती - समयपुर 40 केवी डीसी | अधिनिर्पय प्रगति पर है। 

जानिके दोनों प्रक्टिों का पुजवाणिजधी 
| परम्पीपी74र - बाय - बापबहमारेषापाची 

नेमकालीजारकारात 

पापापमहासरस्नेमा पाहा 
223 . 1 | Alm वी डीली कोटा - जयपुर ( रक्षिप) लाईन कार्य प्रगति है। 

( कोटा में एक सम्टि पुलधापिलधी के लापधारापीपी- जयपुर । पल) 400 केवी डीली 
जाति 

पनिमात्र 
3 . 1 मिमीपवरोचना 
3 . 1 .1 400 केवी पापी । पीजी) - सा - कुडान डीसी जानि " 

"नवी मुंबई के पात्रपाल पारषोडष्पकी गंभीर नपल्या 
जानिको एपपटिीसीपल के वन सबस्टेशन पर समाप्त 
करने का निर्पय लिया गया। पन स्वीकृति चरफ1) अगस्त 
2015 में प्राप्त की 
पापी -नवसारी जानि [24 सीकेएम) से धारषोडषयूजेन को 
पापिान करते इप नवसारी - पोखिर जानि के साप पापी 
नवी मुंपा जानिको जोड़ने के लिए धारिपक त्यावरणा 
पार्च 2018 में की गई 
400 केवी डीसी पापी - काला भाग की स्पापना पाई 
2014 में की गई [61 सीकेएम) । पकाया कार्य दिसंघट 
2016 तक पूरा होने की उम्मीद है। पापि , स्वप्न अप 
स्टेशन का कार्यान्वयन पुपण्यटीसीएल दारा किया जा 

हाई, रिपनि जटिल 
3 .12 | 220 केवी पापी - बडोजी बीएनएच का उपक्रम) टीसी सानि 

जानिकी कमीशनिंग नितंपर 10 पैकी 
नवी मुंबा सोनीबंड पुपनषिी ) - कालवा एपपपिी) 400 केवी एमाली जानि 

जानिक पकाया भाग [ 12 किलोमीटर का क्रियान्वयन 
का पूजधानिधी 

भूमिगत केबल का प्रयोग कर किया जा रहाई केवल 
पिंशाने के लिए मार्गाधिकार की लपल्या पनीहा सके 
पलापा220 केवी डाउनस्ट्रीपप्रपाली एपण्यटीसीज 

के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत में विलंपाला । लिपति नाटला 
32 हाफमापामाहालपानी 
32 . 1 पा - कीसवान ) 
32.1 .1 400 केवी डीसी पंडा - जिघडीलानिएट्रिपल मोपड़ा 

जानिकी कमीशनिंग फरवरी 12 की 
32 .12 400 केवीडीसी महा - पवार जानिएट्रिपल मोपर्ड) 

जानि का कार्यषगरून 11 में पूराॉगया तपा सिंतबर 11 

कमीशन याा 
32 .13 400 केवी डीली पचास - टपशेडपा सानि [ट्रिपल मोपड़ी 

जानि का कार्य पूरा हो गया तपा नितंबर 11 में कमीशन 

होगया । 
32.14 | 400 केवी डीसी महा - जेतपुर सानि (ट्रिफा सोपर्ड) 

जानि का कुछ भाग [ 314 सीकेएम धगत 12 कमीशन 
या तपा पाकी [ 35 सीकेएम) दिसंबर 12 में कमीशन 


322 


322. 1 


बाबत - NIR . . चित्रीवापानीस 
| 41 केवी डीसी गांधार- नवसारीलानि 
| 400 केवीडीसी नवसारी- पोसिटलानि 


जानि की कमीशनिंग जुलाई 12 पहला 
पापी-नवनाटी जानि [ 4 लीकेएम ने धारोडपपूजेन को 


102 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III _ SEC. 4 ] 


पाईपास करने हप नवसारी - पोलर लाइन के साप पापी 
नवी मुंपा जातिको जोड़ने के लिएधाकरिमा व्यावरणा 
पार्च 2018 में की गई 
पकाया भाग के लिए पनरुवीकृति प्रतीक्षित चिटप -। के 
लिए पार्च 2016 में प्लान की गई । पारषोडषय की गंभीर 

समस्या का सामना करना पड़ रहाहा 
400 केवी डीसीपर्धा - धीरंगापार जानि उलयन 1200 केवी पुसांसी 

निम्पारन संतोषजनक नहाने के कारण से । सविता 
समाप्त कटरीगाँधीर नए सिरे से निविदा जारी करने की 
प्रतिया शुरू की गई पंकन को दो पैकेज के रूप में 
विभाजित किया गया है धौर एक पैकेज का धधिनिय 
दिसंबर 2014 में किया गया धीर सटे पैकेन का 
अधिनिर्पय फरवरी 2015 में किया गया। बराप निम्पारन 
के काटप 1 पैकेज के पहा भाग को भी धगत 15 में 
समाप्त किया गया । तपापि फरवरी 2015 में संविदा को 

फिर से पहाल किया गया । 
3224 | 400 केवी डीली धोरंगापार [ पीजी) - श्रीरंगापार पुमपाटीसीपला सानि [ प] [ F | धंकोजा-बीटंगापार जानि [ पीनी] टिंपन जनवरी 14 में 

किलोमीटर ] तपा 400 केवी धंकोला -बारंगापार ( एमएलटीसीपल से धीरंगापार कमीशन हो गया । 102 सीकेपमा धीरंगापार- बोटंगापार 
[ पीनी] [ टिपन] जानि [ F1 किलोमीटर 

[ स्पू भागधज 14 में कमीशन या 
3225 नवसारीमें स्वास के दोनों पक्टिों - नवसारी20केवी डीसीका पुलधापिलधी जानि जुलाई 12 में कमीशन याा 

कामानिमारेभिरमसामनारमें चंपा में पकायापालीटीको छोडकर कमीशनिंग का कार्य 
नवनियोजीता 

प्रगतिशीलरंग से जून 2015 में पूरा किया जाए । 
| THE केपी डीसी नंपा पूलिंग स्टेशन- टायपुर पूलिंग स्टेशन जानि 

लानि का काम पूर्ण हो गया तपापा 14 में प्रारम्भिक 
पपरपाके दारा ( चंपालपस्टेशन को पापिान करके 

कमीशनिंगहोगा। 
| TEE केवी डीसी टायगड पूलिंगस्टेशन कोटा के ननरीक)- टापाड पूलिंग स्टेशन जानि की कमीशनिंग धक्ट्रपर 13 का 

[ तपनाटके नजदीक जाति 
5 | T65 केवी पयासी चंपा पूलिंग स्टेशन - धर्मजयगर कोटपा विनिंग स्टेशन जानिके धानिंपक व्यवसपा | चंपा सब स्टेशन को पापिास करने 
नजदीक 

द के माध्यम से जाति को पE 2014 में पूरा किया गया 

धीर कपीशनिंग की 
1.54 | TGF केवी पुलामी रायगड पूलिंग स्टेशन कोटा के नजदीक - चंपा पूलिंग स्टेशन लानि 05 .15 को कमीशन की ग 

जानि 
A माणसालानासमोना निशानी पडोदरा सब स्टेशन जून 16 में कमीशनयाा 
47TE केवी प्रमाांनी डीट- पडोदरा जानि 

पडाटा जीवापिस में विलंब के कारण जानि की 
कमीशनिंग ( पाकस्मिक व्यवस्पा के जाट प1ि4 में की 

नियमित प्रचालन जून 2015 में फिर से शुरू किया गया। 
142 | 40 केवी डीसी पोटा- पीटानाब) जानि 

जानि की कमीशनिंग ( पडोरा सब स्टेशन को पापिास 
करने प धारिपक व्यवरुपा के जरिए पाई 14 में ही 
पड़ोदरा जीधाई के साप नियमित धोपटेशन 11. 05 2015 

से शुरू किया गया । 
| म्यामागे मोकामानिमीनिधीमामा पीपीटीए धनसूनी प2015 . 

मामी किरण 
3 TOF केवी डीसी वर्धा- धीरंगापार सानि 

जानिकी कमीशनिंग जुलाई 14 की 
Fill केवी डीली धोरंगाचार- पोलिटनानिन्डि ) 

चटप -। पन स्वीकृति [ 1 हेक्टेपट धगस्त 2015 में प्राप्न 
की धारषोडष की गंभीर लपल्याईपिंगूर के पाग पीच 

पेंधा रहेड । रिपति जटिल । 
मम्मकारमयमा सिनियोिनाली पीपीटीएषनुसूची प2ि015 . 

मीनामा 
. . | T65 केवी डीसीधीरंगापार पीजी)- पद्धये । पीजी) लाईन 

पन स्वीकृति प्रतीक्षित का कमीशनिंग डाउन ट्रीप पद्ध 
स्लम धीर स्लन सब स्टेशन [ पपपाटीलीपल) के साप 
साप चल रही है। पुमनाटीसीएल सब स्टेशन . की रिप्रति 

जटिल 
| 400 केवी ढीली पडपे पीनी पडदर जानिए 

प्रपणलाटीसीएल दारा लस सब स्टेशन की कमीशनिंग 
जटिल है। इससे पूर्पकरने का कार्य धीरंगापार - पड़पेलानि 

के साप - याप चल रहा है। 
. . . | 400 केवी डीसी पोरटा - पुरोग लानि कपड़ 

लानि की कमीशनिंग ( पोस्टा सब स्टेशन को पाईपास 
करते हुए पाकरिमक व्यपापा के जरिए पार्च 14 में ही 
पडोस्टा जीधा साप नियमित धोपटेशन 11.05 2015 
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से शुरू किया गया। 
3 . 7 मारपरस्यामिसिनोविशनी पीपीटीए धनसूनी पी 20141 

उत्पारन परियोजना विलंपिंतहा 
1.1.3 | 400 केवी डीली पटसार गुजरात टीपीएल- पचास जानिएट्रिपल) 

लानि पूरी की गांधीर मार्च 2016 में चाकीगचोटी 
टोक्ने के उपायों के साष]। पट्यार पावर टाटा गैत्री की 
अंतिम रूपनरिए जाने के कारण फाउंडेशन , 10 टापों 
का उलिपि धीर क्लिोपीटर तक रिट्रनिंग की ई 

[ उत्पारन परियोजनाधनिशित । 
- पन्ना - 

सालिकमा निगममी " पीपीटीएधनसूनी दिसंबर 2015 । 


LITHIL 


1 .! | TH5 केवी डीनी रायपुर पूलिंग स्टेशन-वर्धाज्ञानि 


चरप - । पन मंजूटी [ 295 इक्टेयर) जून 15 में लिया गया 
नपा चरप - 1 दिसंबर 1 में लिया गया। 


जापानामसिनाबारेशानी 
3400 केवी डीसी पाडा - घेतल लाजिम्प 
12.37400 केवी दीनी तुज - पंडवा जानिम्पि 


गंभीरधारचोडम्यूलपल्या का सामना किया जा रहाई । 
पन पनी चटप - नवंबर 15 में लिया गया । कार्य करने 
कीषनुपति जनवरी 15 में प्रामा 
पन पंजूरी [ चरप - नपंपर 15 में नाम वा]। कार्य करने 
की धनुमति प्ततीक्षित 


| 400 केवीडीसीखंडवा - टोटजानि 


गंगटी 
गणरमनानामियानाकर 


. . | 400 केवी डीसी सोलापुर एनटीपीपी- सोलापुट जानि [ क्पू 

जानिकी कमीशनिंगपतंज 1 ही 
3 . 11 जाननगमग कसभापरवाना 
ITF केवी डीसीधीरंगापार- सोलापुटलानि 

सानिकी कमीशनिंगस्निपर 15 की 
3 .12 कम्य - सहारेपानी 
400 केवीडीसीकाकरापार एपीपी - नवसारी जाति 

ट्रिनिंग मार्च 2015 में पूरी 
2400 केवी डीसीकाटापार एपीपी- पापीलानि जानि 
3 . 18 गान्टममनसायीको 
. .. ] 400 केवी डीसीलारा एनटीपीएल - टानमा कोटा] जानि 

400 केपी डीसी लारा एनटीपीएन- चंपा पीएन सानिएक्यू ) 
3 . 14 गंगटीमायामोहिमेसी 

. 47 400 केवी डीली सोलापुर पलटीपीपी - सोलापुर जानि - [ ] 
3. 13 मार- यशी - साम पूर्पकरने की समय अनुसूची - धापिसे 35 पाइ 
. . | TF केवी डीसी मन पूज - पनासकांटा जानि 

धानिय प्रगति पर 
4 . 11 लाटागनाशिनी पूर्व करने की समयपनसूची: पाईप से 14 पाहा 
4. .? | टीपा पूलिंग स्टेशन में 400 केवी डीसी विंध्याचल- जपलपुर जानिए बिनीय कार्यधारेश फरवरी 16 में दिया गया। 

सस्ट्रिी का पुलधापिलधी 
4 . 17गरेका पूर्ण करने की समय धनसूची: धापिसे । पाहा 
4. 17 .3 | पचाऊ में 400 केवी डीसी महा यूप्पपीपी-जिघडी ट्रिपल) के दोनों प्रक्टिीका | कार्यादेश फरपटरी 15 में दिया गया । 

पुजवाणिजधी 


4 . 1 


| जानिकी कमीशनिंग दिनांक 14.10.15 कोया 


वापावापानी पान ) 
4. 12400 केवी डीली पैयूट - कोशिकोंडलानि 
42 | पायवाटेमालापानी 

42.3 | पुढापान के पापी) - भूषन्तपमा पीनी) डीसीड) जानि 


भावामीदारातिरिक्त तिपति की सिफारिश करते हुए 
केटन सरकार दारा 19 .08.2014 को जी . पी . जारी किया 
गया। राज्य सरकार के पुनषिीदारा क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन 
धीर भुगतान करने के वार कार्य पर होगा। पड़ी 
शतिपूर्ति के साप संशोधित जी . पी . जनवरी 2015 में जारी 
किया गया । अभी हाल ही में 3072015 को जी . पी . 
जारी किया गया जिनमें क्षतिपूर्ति भूमिके मायके वाधार 
पर करने का प्रावधान किया गयाई,जिसे संबंधित जिला 
कलेक्टर साराषंतिम रूप दिया जाएगा । 
कमीशन हो गया। 


422 डनलप ( एनपीसी) - तिरुनेलवेली पानी डीसीड) जानि 
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443 टनस्लप एनपीसी) - तिरुनेलवेली पीनी डीलीट) जानि 

कमीशनॉगया। 
424 | तिग्नेलपेली पीनी)- उदपालपेट [ पीजी) डीसी जानि 

कमीशन होगया । 
4 | तिटनेलवेली पीनी) - पढ़ापांना के पापी) पाटी- सस्टि जानि 

कमीशन हो गया। 
425 | पन्तपमा पीनी)- नो निचरा पीनी] डीसीड) जानि 

कमीशन हो गया। 
427 | तिग्नेसपेजी में पर्यापीनी) -निमें पपीजी) डीली लाइन के दोनों पक्टिोंका कमीशन हो गया। 

पुजवाणिजधों 
41 रपित्रीकालापीप 

" संपादन निशित 
पल्टी- सम्टि के हारा येनाका में नीलमंगला - ड्रॉड्डी 400 केवी पट्मास्त्री जानि का धारोडयू की लमल्या नारी है। संपादन पनिशित है। 
पुजवाणिजधी तपासोपनली-ड्रॉड्डी0 केवी पाली सानिका पुजवाणिजधी कार्य जनवरी 14 में संपारिताला तपापि कार्यषांदोलन के 

कारपफिर से कगया 
मिलचासमकालियापर पीपीटीएधनसूची दिसंबर 20141 
शिशिरीनापानी 
TOF वीडीसी तिकोरिन पनिंग स्टेशन - अनेम पनिंग स्टेशन सानिधारंभ में 40m 
केवी पर धावेशित 
All केवी डीली लोप पलिंग स्टेशन - सोम जानि (क्वंड ) 

उतिपाप का कार्य पूरा किया गया। कमीशनिंग का कार्य 

सलेम - सोपनली जानिके साप -साप चल रहाई 
| TGF केवी पुलांनी सोम पूलिंग स्टेशन - पगिरी पूनिंगस्टेशन लानि ( धारंभ में 4 ॥ क्नाटक धाराडमयू की गंभीर समस्या का सामना 
केपी पर धावेशित 

करना पड़ रहा है। रिप्रति गंभीर है। 
रपिवीतिमामाती 
4. .3 400 केवी डीली गूटी - पगिटी जानि 

लानि की कमीशनिंग नपंपट 1 की 
42 400 केवी डीसी पगिटी- येलका जातिवंड ) 

स्नाटक में काफी लंबे समय से धारषोडषय की गंभीर | 
समस्या का सामना करना पड़ रहाई सेल करने के लिए 

प्रयास किए जा रहे । 
4 .5 रधिषी - xvपतीकीकरण 

" संपारन नितिई। 
4. . . | 400 केवी डीसीधर्मपुरी सलेमन्पा- सोपनकली जाति 

कर्नाटक में धारचोडप्यू की गंभीर समस्या का सामना 
करना पड़ रहाई रिप्रति गंभीटई क्षतिपूर्ति से संबंधित 

सपल्याों कापभी तक समाधान नहीं किया गया । 
प्रासावानाभापालामाराला सीधारली के निर्दा को ध्यान में रखते हुए योजना की 
कोपनरेनषापानी 

समीक्षा की जा रही 
4. 1.3 | पंपागिरी पूलिंग स्टेशन में गजुषाका -विनयवाडा 400 केवी एमाली जानिका इस योजना में जानिको र किया गया । 

पुजवाणिजधी 
4 . 

रभित्री - तीकरण 
4 .3400 केवी डीनी विजयवाडा- नेसोर सानि 

कमीशनिंग के लिए जुलाई 15 को तैयार या तपाषगरत 

15 में कपीशन हो गया। 
42 पिपलप में पलधापिलधी के कान हिरो के पुलवापिलधी - 25 रूपानों सन 400 जानिकी कमीशनिंगधल 14 मेंका 

केवी डीसी नेल्लोर-पिंपलपलानिधि) 
483400 केवी डीली पिंटवलम - शीलिंगानानुर पेलाकोटियूपर ) जानि 

जानिकी कमीशनिंग जुलाई 14 का 
4.54 होयर में मंगलोर - सालम 400 केवी एमांनी जानि का पुलधानिधी 

जानिकी कमीशनिंग जनपटी 14 की 
बराममायमरीका 

| बोनापासपाती 
4. . | नागापट्टणम पूलिंग स्टेशन में नेली-निजी के दिलीप सस्टि10 केवी डीसीलानिमा | जानि की कमीशनिंगस्निपर 15 का 

पुलपाणिजयी 
42| उच्चतर क्षमता कंडक्टर के साप नेजीटीएल- II से नेवेली टीएल -I का बालीकटप जानिकी कपीशनिंग नपंपर 15 में की 
4 . 11 तपिषीस - तीस 
4. 8. ! | 765 केवी पलांनी नल न्यू - टायचूर जानि 

जानिकी कमीशनिंग दिसंघट 15 की 
पुनीती 

विमाटीपनारीपासवापानी 
4. 1.1 400 केवी डीसी एनसीसी जेनरेशन रिवनपाईनेस्तोर पीएम जानिए 

| जानि की कमीशनिंग पार्च 15 पैक 
4 . 12 पावसाच्या पानातीपासल 

स्टेन 
4. 33 मागिरी पूनिंग स्टेशन में गानुषाका -विनयघाटा 400 केवी पुलांची जानि का 

पुजवाणिजधी 
4 . 18 | रराला पानापालनमा 

| 
4 मईपरम लव स्टेशन में ईरापार - ज 400 केवी प्रयासी जानि का पुलधापिलधी कार्य धारेश पार्च 15 में दिया गया । अभियांत्रिकी पीट 
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4 . 14 


सर्पक्षपका कार्यप्रगति पटही 
बनानिमायाम्यामनिममपन्यांमारोतरपनिषतिष 
अपाती 
पुनपीना पूलिंगस्टेशन में 400 केवी पुनाती कडप्याडप्या) -कोलटलानि का कार्य प्रगति पर है। 

पुजवापिलधी 
4 . 15 रपिषीमेवाती - 
4 . दप्या में 7 वीडीसी नल - तिस्पलपलानिका पुलधापिलधी 

कार्यादेश फरवरी 15 में दिया गया। 
4. 82 | 400 केवी डीसी कुडप्पा- हिं . पर जानि ( प) 

कार्यधादेश जनवरी 16 में दिया गया । 
4. 10 वायत्रीमपागवानीमासमरामास्टी 

4.36 .7400 केवी डीसी वनकुलम एपीपी- तिम्नवेतीलानि [ पा का पुषसटेंशन धविनिर्पय प्रगति पर 
4 . 17 बनारकानाम्यानमाफियातनापासब पूर्ण करने की समय धनसूनी: पापि से [ 15 पुजवाणिजधी 

नधौर पुजवाणिजधी वाटी पाड़ा 
47.3 | पनपीटासव स्टेशन में 400 केवी डीली कुडप्या -हिंपर जानिएपहिरोनोसस्टि ) | कार्यादेश जनवरी 16 में दिया गया। 

का पूजधानिधी 
4 .15 

पीमारियनसेनापीपा मेरम्ना। 
4. पागिटी -I [ पपी) में सिंहाही -विनयवाडा 400 केवी जानि के एक पुजवाणिजधी कार्यादेश पार्च 16 में दिया गया । 

डीसी भाग के दोनों सम्टि पागिरी - || [ पीनी) - [ डीसी भाग [ 1 किलोमीटर धीर 
पल्टीसस्टिभाग [ 132किलोमीटटी पर सटा पूजधानिधी होंगे। 
पंपागिरी-। ( एपी) में सिंहाही -विनयवाडा 400 केवी जानि के दूसरे पुजवाणिजधी | कार्यादेश पार्न 11 में दिया गया। 
डीसी भाग के रोनों सस्टिपागिरी - [ पीजी) परसटा पजवाणिजधी होंगे। यहां 
कोपि पाउट नहीं होगा। पेमागिटी - ( एपी) में 400 केवी डीसी जानिके बने भाग 
का सतपाल 40 केवी कोटा जानिकेमिनेशन के लिए किया जाएगा। 


| 


5 . 1 शिकवारीसनामापासवापानी | उत्पादन परियोजना विसंचित वर्ष 2017 - 18 में 
बामनोरनरीजीवामपंखा 

संभावित)। उत्पादन के धनुरूप यपा संभव सीमा तक कार्य 

की गतिधीपीकी गई 
F . . एनपीडीसी स्टेशन के समानांतर पचालन के लिए धर्तिपुरदार में नए पूजिंग स्टेशन पर कार्य 

प्रगति 
विपनापटिपाती - धागा पुचपीडीसी सानिका पुजवाणिजयी 

कमीशनिंग का कार्य संघड़ पनपीडीसी टर्मिनल के साथ 

साप चल रहा है। 
F . 13 || धलिंपुटार के न्यू पूलिंग स्टेशन में 40 केवी डीसीपोंगागिांव-सिलिंगडी जानि कमीशनिंग का कार्य पतीपुरदार पीपल के साप -साप चल 
[ निजी क्षेत्रलानि का पूजधापिलधी 

रहा । 
F. . बलिपुटार के न्यू पलिंग स्टेशन में 400 केवी डीली ताला -मिलिगुडीलानि का कार्यक्षेत्र लेटाया गया। 

एजधानिधी 
| 400 केवी डीली पनतनांगच- [ भूटानकी उत्पादन परियोजना - बलिपुटार सानि पन्य जीव धम्पाटप्प निहित हा पापले पर कारवाई 
( पटीपुजएन नीधोएनडी) भारत का भाग 

पुनपीडम्पपल में की गई धीर धागे की कार्रवाई के लिए 
राज्यको घोषित किया गया । उत्पादन प2017 - 18 के 

पार संभाषित 
5. 15 | धनिपुटार के नए पूजिंग स्टेशन में 220 केवी डीसीपीटपारा-सासाटि जानि का । अलीपुरद्वारा पीपल के धनुरूप पूरा किया जा रहा है। 

पुजवाणिजधी 
जिपीपजमीचामानाजीनोमनामषारण पालिटी- II पE 16 तक संभावित है। 

| केनिपारेपानी 
F2. 3 | किशनगंज के नए पूलिंग स्टेशन में निलिंगडी [ पर्नपाना - पूर्षिया 400 केवीडीपीलानि | जानि की कमीशनिंग पार्च 15 में की 

( क्प का पजधापिलधी 
F22 नए पूलिंग स्टेशन किशनगंज में मिलिंगडी-उसयोला कवी डीसीसानिका जानिकी कमीशनिंग पार्न मिला। 

पुजवाणिजधी 

पीयरपोमना - ॥ 
F . 1 400 केवी डीसी सासाराप - दाप्टेनगंजलानि 

सब स्टेशन के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण 
डाप्टेनगंन सघ सटेशन में विपके धनम्प पूरा किया जा 

हाई भूमिकाविमइप प2ि015 में किया गयाई ) 
| पांडियापिल में 410 केवी टीसी पारिपाहा - सानल सानिका पुजवाणिजयी [40 पांडियापित सब स्टेशन के साप -याप पूटा किया जा रहा 

| केवीडीसी डानल-बट्राजानिकी जगई। 
FES | जबीसराय में 40 केवी डीसी कलगांव-विहारीफलानि पशी जानि का सानिकी कमीशनिंग पार्न 14 में की 

पुजधानिधी 
5. 4 | बांका में 40 केवी डीग्रीकलगांव - बिहारीफजानिासरी जाति का लानि की कमीशनिंग नघट 12 का 

पुलवापिलधी 
... | पोलांगीर में 40 केवी पुलांनी पेंटामुडाली- जेपोट सानिका पुजवालियो । जानिकी कमीशनिंगषगहत 12 की 
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F.S.F | पोंझर में 10 केवी पुलांनी रेंगाजी -पाटीपारा सानिका पुजवापिलधी 

जानिकी कमीशनिंग जनवटी 13 में का 
F. . | परी पीपीटीसीएल ) में 40 केवी टीसी एक सम्टिा पारिपारा - पेंधायल जानि का | जानि जुलाई 2015 में कमीशनिंग के लिए तैयार पी धीर 
पुलधानियों 

धगलन 2015 में दवटी धोपीटीसीएल) के साप - याप यकी 

कमीशनिंग की । 
F3 | चायवाला के 400 केवी डीसी रोनों शक्टि] नमोरपुर-टाउरकेला जानि का । जानिधाशित किया गया तपानघर 14 में कमीशनिंग के 
| पुजवाणिजधी 

लिए तैयार हो गया। 
5 . 4 उखीमपराजयोननावापासपालापी 
FA7| 765 केवी पनांनी धंगुल पूलिंग स्टेशन- शालगडा पूलिंग स्टेशन सानि 

जानिकी कमीशनिंग पार्च 15 में का 
[जिनमें सामान्यडीसी भाग - भीलानिों के 212 रुपान सम्मिलित है । 
FA2 | THE केवी पुलांनीधंगल पूलिंग स्टेशन - झाय्यगुडा पूलिंग स्टेशन सानि - ॥ 

जानिकी कमीशनिंग जनवरी 16 वर्षी 
झारगडा पूलिंग स्टेशन में 400 केवी डीसी टाउटना- टायगर जातिका 

पुलधापिलधो लानि के सस्टि -। [ 44 सीकेएम) की 
पुलवानिधी 

कमीशनिंग पार्च 18 में नपा सक्टि -1 [ 44 सीकेएम ) की 

कमीशनिंग प1ि की 
F. 4. 4 | धंगल पूलिंग स्टेशन में 400 केवी पुलांनी राडाती - जेपोटका पुजवाणिजधी । पुजवाणिजधी जानि की कमीशनिंग मार्च 13 हा 
F. 4. F | धंगल पूलिंग स्टेशन में एक प्रक्टि400 केवी डीसी तालचर- पेटामुदाली का 

जानिकी कमीशनिंग पार्न 14 वा । 
पूजधानिधी 
शितिरेपरीनिमीषमापनाजसोमानिसस 

निपारेसमापनी 
F. . 400 केवी डीसी किशनगंज - पटना जानिमन्त्र ) 

जानिकी कमीशनिंग पाई15 में का 
2 टांगपो के 410 केवी तीरता -V - सिंलिंगडी सानिका पुजवापिलधी [ 1 डीली तपा । सस्टि - [ सीएम धन 14 में कमीशन या तपासस्टि 
1F पासी) 

- I सीएम धक्ट्रपर 14 में कमीशनला 
| टांगपो के तीता - II -किशनगंज 400 केवी डीसीपी का पुलपापिलो 21 पुजवाणिजधी - न भाग पूरा किया गयाधीरपा015 में 
डीसी +1F एमाली) 

परीक्षप चार्ज किया गया। स्वीकृत उत्पादन में विपके 

काटप धप पुजवाणिजधी धाट कोषागे पलाने का प्रस्ताव 
[ जेपी के धंतर्गत निर्माण किया जाहाड़ी। 

किया जा रहा 
220 केवी डीसी टांगपो-न्यूजीजानि (टिपन पून ] [20 F डीसी नपा 15 जानिकी कमीशनिंग दिनांक 19 .05 .15 कोषा। 

पुपासी) 
F. F.F | टांगपी के 132 केवी पलानीगंगटोक - रंगित जातिका पुजवानिधी 

सक्टि - अप्रैल 2014 में कमीशन किया गया एजाचन के 
रूप में समाप्त ) -1 सीकेपपा पकाया कपीशनिंग नपंचर 14 

में पूरी की गई 
5 . 1 शामलापतिबाचस्मानानपम्पिोमानिएपगपानी उमाजामानिविहेबां21 - 17 बा 

सारेपनि बाषि ] 
| 400 केवी डीसी टांनी - झारखंड पुलिंग स्टेशन जानिन्ड) 

जानि परीक्षप प्रगति परड़ा सानि पर झारखंड पूल धीर 

झारखंड पूल पेकेसाप - याप पूरा किया जा रहाहा 
F. 2400 केवी डीली झारखंड पुज- गयाजानिन्द) 

कार्यकीधनुमति पा2015 में प्राप्नहातिवारियोदय 
कार्य में पार-पार व्यवधान पैदा करने में प्रगति प्रभावित हो 

रही है। 
5.7 पावापालटेनकिमिटमामा 
E . . ] सिंहासारीफ सब स्टेशन में सासाराम बंड [HEA) से पूपिया बंड [ 1 ] की स्वपिंग धारवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है । 
के लिए 40 केवी डीसी पाटेपपलानि 

पिति गंभीर 
5 .72 | पिडायरीफ सब स्टेशन में लानारामा 1 अंड से सलगांव 1 खंड की स्वपिंग के लिए । पतंज 15 में कमीशनधाा 

400 केवीडीसी पारेपपलानि 
| बिहारीफ सस्टि || धौरा की अपनी पर्नपान रिपति से एनटीपीसी के पुनटीपीसी का धधिनियधभीकिया जानाहा खिति 
कागांव स्विचिंग यार्ड के चरण -1 पक्ष में पुनर्विन्याय रिकंफगरेशान ) के लिए 100 

गंभीरई। 
केबीटीसी पारेपलानि 
SE पासपोनना 
400 केवी डीसी टनाहाट - पूपिया सानिनिपाल ) 

| झारखंड क्षेत्र में घाट्योऽभव्यू की गंभीर समलया । 
( गोकाराना उम्पूचीसटिीसीज) में एक सम्टि तपा फरमा । एनटीपीसी में धन्य 
सक्टि के पुलवापिलधार के साप) . 
रनारहाट में सुभाषमाप - नीति 40 केवी पुरानी सानिका पुजधानिधी 

खासियोनना - x 
F . . ! | पेज से संपड़ा केपी डीसी फरमा - पाला जानि । पुनटीपुजएन सतत की टि - जानि पार्च 16 में धाशित किया गया । 

कंटपटरिंग 


B .E . | 


F . . पिंग 


. 
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पूर्पकरने की समयअनुसूची - धानि 29 पाइ । 
| कार्यादेश जनपटी 11 में दिया गया । 


5 .10 मिनीरीपीपपाती 
F. N. | TF वीडीपी पीपालीटीपीपल- झारसगडा डटगा पलिंग स्टेशन लाईन 

उपरीषि 
पन्चायनामापायलानालापासामानकान 
[ 

बीमालिवानी 
F. . | 400 केवी डीसी पोंगाईगांव टीपीठा - पोंगागिांव लानि 


G . 1 


जानका कार्य पूरा होगया तपा कमीशनिंग के लिए तैयार 
है। उत्पारन विलंपित होने के कारण कमीशनिंग काषा 


5. 12 | 40 केवी डीसी पसाटना - सरनपपिनगटलानि [1केवी पर धाशित ) 

जानि का काम पूरा हो गया तपा परीक्षप जून 12 में किया 

गया । 
6 . . . | 400 केवी डीसीसिंचनर - पुरवाकंचन पारीजानिए 132 केवी पर धावेशित] जानि की कमीशनिंग जुलाई 15 ला 
F.14400 केवी डीसी सिंचनर- पेरिटन् जानि [ 132 केवी पटवाशित 

जानिकाषधिकांश भाग पन भूमि मेंडास्थानीय स्वामियों 
के प्रभाव के चलते जपर्दयत प्रतिरोध के कारण पेजवाल के 
करपे के पानपान पारोडम्पू की गंभीर सपल्याड़ा पैकेज 

के लिए फिर से निविदा प्तरिया पूरी की जा रही है। 
5. 1. | 400 केवी डीसी निचलर - इंफाल न्यू ! जानि [ 132 केवी परषाशित) 

जानि की कमीशनिंग मार्च 15 में ही [ 132 केवी पर 

धाशित । 
F.IF | 220 केवी डीसी परियानी न्यू - पौकिकचंगा पीनी) 

लानि की कमीशनिंग जुलाई 15 में ही 
६. 17 | 132 केवी डीनीलानि को पलपट जोड़ने वाला 132 केवी सिंजनर- पदरपुर पीजी) जानिकी कमीशनिंगवल 12 की 

विचिंग स्टेशन 
F. 3 | 132 केवी डीली तारपट[ न्यू -विलिानि । 

पपप चटप पनपनापतितपाप पन पतीनितई। पैकेज की 

पुननिपिंदाहोने वाली है । 
ES पेलारपट [ पीजी) में 132 केवी ऐनपनापीनी)-नीपापा |मिजोरम) पर 1 सस्टिका पैकेज की पूननिविदा होने वाली है। 

पुलधापिलधी 
E. . . | 132 केवी डीसी निजचर-पीकोना पनिीतील जानि 

सानि की कमीशनिंग पार्च की 
F . . | निलचर सानि पर 132 केवी डीली पंचमाप- ल्लोपटोलका पुलवालियो सिजनम् | जानि का परीक्षण 13 06 . 12 को किया गया। शेष जानि 
लास्टिी जानि की धाम्पिक व्यवसपा ) 

का परीक्षप जून 16 में ही 
E.I. 132 केवी डीसी पोकोकचंग [ पीनी) - पोकोका नगालैंड लानि 

जानिकी कमीशनिंग जूनाई 15 का 
E.I. 3 | 132 केवी एमाली पासीघाट-टोग जानिएडीसी पट ] 

घटपाचल प्रदेश सरकारदाराषपदीप धीर डाउनस्ट्रीप 
की तैयारी के लिए कार्यान्वयन किया जारहाई जातिकी 
कमीशनिंग इन रिपति गंभीर है। टावर में सुधार । टि 
कास्टिंग के जिए क्षतिमसत टापटों । फाउंडेशन पर कार्य पर 

किया जा रहाई 
.3. 4 | 132 केवी पाली टोरंग - तेज जानिडीसी पट] 

धारयोदयू की अपल्या [ भौगोलिक स्पिति ) के काटप 

प्रगति प्रभावित की रिप्रति गंभीर है । 
E.I.IF | 132 केवी गुलामी लेन -नपग्लालिानि दीनी पट] 

धारषोडषयू की लपल्या भौगोलिक स्पिति ) के कारण 

प्रगति प्रभाषित रिपति गंभीर 
F... | परिपानी | न्यू में 400 केवी प्रणालीपजटि-मीनालानि का पुजवाणिजयी [ 220 जानिकी कमीशनिंग मार्च में ही 

केपी पर धाशित 
5 . 7 | फाल [ पीनी) में 12 केवी पनांनी जोस्टक - फाल[ मिनोरमां सानिका जानि की कमीशनिंग मार्च 18 में का 

पुजधापिलधी 
पागालापास - चारपानाचायवाचयापंमा 
400 केवी डीसी यू पपिनगर (त्रिपुटा ) - इंडो - पांगलादेश पाटलानि [ 132 केवी | जानिकी कमीशनिंग जनवरी 15 में का 
पर प्रचालित 
| रीपीनाम 

खापाकायामास्वामीसमरस 
765 केवी डीसीपीकास्लप पीपी - पेपागिटी - ॥ पीपल 
til केवी डीली बम्पप - नागार्जुनसागरलानि 

जानि का कार्य पूरा हो गया तपा उनका परीक्षण दिसंघर 

15 में किया गया । 
| नाबाहोरम्बामामपालबानी 
TaF केपी डीसी नागापहिपम- अजेपलानि 
T65 केवी पुलांनी सजेप - पक्षगिटी जानि 

धारपरिषय की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा 


चहारांमब्यापासवानी 
410 केपी डीसीऊंचाहार- फरोपटलानि 


कार्य नगति में 
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अधिनिर्पय प्रगति पर है । 


धधिनिर्पय प्रगति पर 


कार्यषाशदिसंबर 1 दिया गया । 
| कार्यषादेश जनवरी 16 में दिया गया । 


उत्तरीववावापानी - पापा 
काला पषलापुर- कटनम पांगट 40 केवी डीसी जानिका पुलधापिलधी 
पिसाबकापसानीमा 
| 765 केवी डीसी विंध्याचल - जपजपुर जानि । 
पुनरी बालापीपलगाममेहापासवानी 
TIF केपी डीली गाडरवारा जपलपर पुल जानि 
TOF केवी डीनीगाडरवारा पोरा पनिंग स्टेशन सानि 
परोटा पुलिंग स्टेशन [ प ] 2 डीसी 400 केवी वर्धा-पसी जातिका पुलवालियो 
| इनरी बाराीपीपीचा- यापासवापानी 
TOF केवी डीसी पोरा पनिंग स्टेशन - पीं जानि 
TF केवी डीसी पी - सोलापुटलानि 
400 केवी डीसी पती- पती जानिए क्यू ) 
पंजाबिरीपासवासानीको 
TF केपी डीसी पागिरी- निस्काटिपेटालानि 
TOF केवी डीसी चिरकारिपेटा - प्पा जानि 
400 केवी डीसीप्या- पगिरी परिपप प ] 
400 केवी डीसीपीकाकुलम - गारापिंडी पारेपजानिए 
400 केवी डीलीचिकाटिपेंटा -नानावटा पारेपलानि [ प 
पन्यतापसिना 

हमारेबापानी 
| 220 केवी पुलांसी परटेंग - हाल - कारगिल - बालस्टी - जेड पारेपलानि 


कार्यषादेश फरवरी 15 में दिया गया । 
कार्यषादेश दिसंबर 15 में दिया गया। 
कार्यषादेश रिसंपर 15 में रिया गया । 


| कार्यादेश पार्च 15 में दिया गया । 
कार्यधादेश पार्च 16 में दिया गया । 
कार्यादेश पार्च 15 में दिया गया । 
कार्यधारेश पार्न 11 में दिया गया । 
कार्यधारेश पा11 में दिया गया। 


कार्य प्रगति मैदा 


पवाब 


पर 2021 -22 मारेषापानीकीपावमा 


7 . 1 


पासपोचना बार करना 


7 . 1.1 


किसी विशेष समयावधि के लिए पारेपप तपासी की पायोजना तैयार करने हेतु मौजूदा प्रपाली तपाके. वि . ता . दारा तैयार की योजनाओं धीर उन 
समयावधि में क्रियान्वित की जा रही उत्पादन परियोजनाओंकोयान में रखा जाताई पाटेप तपासी धावायकता में उत्पादन परियोजनाओं में विश्वत के 
पंपणान के प्रपाली धीर उस समयावधि जोट पृद्धिको पूरा करने के लिए नेटवर्क पपाली साडीकटपशामिल होताई पाटेपपपपाली राष्ट्रीय स्तर पर 
समस सइपयोग को ध्यान में रखने का तैयार की जाती । सानिया धंतरराज्य के साप- यापधंतराराज्य तपासी सहित पारेपपक्षेत्र में कुल निवेशको 
अधिकतमषनल पनाया जाताई। केंद्रीयवितप्ताधिकरपसारा पार की संभावित योजना केवाधार पर धीरषग : -4पकेदौरान उपलब्ध होने की 
संभावना पाली उत्पादन परियोजनाओं को ध्यान में रखते तपा किसी क्षेत्र विशेष विश्वत की मांगालोड डिवाधार पर सीटीयूषषषा पलटीयूको 
कार्यान्वयन के लिए अपने पासप प्लपाती विस्तार कार्यक्रम की लापपिकता निर्धारित करनी होती है. समीक्षा ( पापायक होने पर करनी पडती हे तपा 
कार्यान्वयन शुरू करना होता । 
पारेपलपाती का विकास, नोकि एक सतत नजियाई की योजना पाईएनटीएन पोरांट्रा -एलटीएन पारेसप नेटवर्क के विस्तारको ध्यान में रखते हुए पना 
जाती । उपर्युक्त संम पनाके धाधार पर वर्ष 2021- 22 तक विभिन्न परिवारों के धंतर्गत पारेषपधावायनाके धाम्लन के लिएषयाप में विस्तार में 
की गईच धनसारवध्ययन किए गए । 
व्यापक रूप से यह देखा जाता है कि विश्न नपालीवायोजना पर क्षेत्रीय स्वापीसमिति समितियों) के माध्यम से पूरी की गईसपन्धिन पायोजना प्रक्रिया पारा 
योजनापडप्रपाली नवीकरणीय ऊर्जास्रोतों से उत्पादन सहित विभिन्न लोड उत्पादन परिहायों को पूरा करने के लिए पर्याप्त 


7 .12 


7 .15 


12 


वर्ष 2021 - 22 पारेषापानी की पाबमा 


72. 1 वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिए पारेषण प्रणाली की कुलधापायजामाधाम्लन धीर प्रस्तुतीकटपसरिपोर्ट में निम्नलिखित उपली धंतर्गत किया 

गयाई : 


. 


(i) 


धंतर क्षेत्रीय पारेषण लिंक 


[ i] 


गतिशील क्षतिपूर्ति सहित रिएक्टर 


[ii) 


पड़ोसी देशों के सापटरकनेक्शन 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


109 


[in ) पाणिनटीपल धीर इंटटा - पाटील रोनों को शामिल करते हुए पांच क्षेत्रों की रूपापी समिति की पेलों में योजनापडवीर स्वीकृत पारेषण तपाती। 


13 पारतीय पारेपनिक 


विभिन्न क्षेत्रों की उपलधापातानितिमांग को पूराकरने के लिए पहले से ही पहन लेतरक्षेत्रीय पासपीरिडोर की योजनापनागिदा ये उच्च क्षमता 
पाले पागप कॉरिडोर कार्यान्वयन के विभिन्न चरपों परधारनमें से ज्यादातर की रुपापना वर्ष 2021- 22 तक होने की उम्मीरा चल रही धंतरक्षेत्रीय 

पारेषपक्षमता भिडिकेविपरपषनपंचा .1 में दिए गए नोटिशीट की क्षमताओं का सारांश नीचे तालिका में दिया गयाई: 
पारसवारपारंपरिपायापारी 
पार- त्रीवकारटोर 

| 12वायाचनापा । 2017 - 2ीतिकरारान | 2017 -22वाम्बाधित 

चापिस पापधिपति पावधिपति 
पनि - बतर 

1420 21800 

31720 
उत्तर - उत्तर 

பப்பப் 
ब - उत्तर 

2100 1500 

2250 
स्प - नशिप 12790 

21180 
स - तपय 7 : 30 

1 : 30 
पनि -रविष 

12120 11800 

23920 
स्व - उतरस 2360 

2850 
TE JE 

1 . 1F1HI 


2 


इस प्रकार वर्ष 2017 - 22 की अवधि के दौरान योजनाण्डलधतरक्षेत्रीय पताधभिवृद्धि4000 मेगावाट हो जाएगी। उपर्युक्त क्षमता अभिवृद्धि के लापता 2017 - 22 
की अवधि के धंत तक वर्तमान क्षमता 7500 पेगावाट से पाकर 1, 18050 मेगावाट हो जाएगी । धंतरक्षेत्रीय लिंक की पारेसपक्षमताओं का प्रस्तुतीकटप विभिन्न क्षेत्रों के 
पीच संबंधों का एक चित्रात्मक प्रतिनिधिलाई ये लपेकिन षांकडे विभिन्न क्षेत्रोंटाज्यों के पीनपातविकवितधतरपक्षमता को नहीं शातिई। किसी मिड रोपिषों के 
पीच विद्युत धंतरप पता लोड प्रवाई पैटर्न, पोष्टेन रिघटना, कोपीय रिषरता, जप प्रवाइधाट जानिलोडिंग धादि जैसे विभिन्न परिवर्ती पटकों परनिर्भर करती 
प्रपाली प्रचालक तपा पारेपभिगमतदाताको समय - समय पर मिंटकेरोपियों के पीच धंतरपक्षमता का मूल्यांकन करना होताई। 


। 


TA गावातीची 
7 . 4 . 1 पारेषण शानियों को पटाने धीरपणाली की कार्यक्षमता को पनाए रखने ताकि पोल्टेन कोरूप की घटनाधों से निपटने में सक्षम पन सधौर ऐसी घटनाधों 

को रोक सकने में सक्षम हो सकें के लिए जेनरेटर धीर पोटटकी धीवरहीटिंग के कारण होने वाली क्षति में वित्त उपलकों को पचाने धौर उनके उचित प्रचालन 
के लिए किसी भी विश्वत लपाती पोल्टेन नियंत्रण महत्वपूर्ण होताई पोल्टेज नियंत्रपाकारपों धनिवार्य होताई.वर्षात 

वित नपाली उपरकों का दिनानि एक निशित पोल्टेनरेंनवर्षात सामान्य पोल्टेन के + से + 108 की पोल्टेनरेंन में प्रचालित करने के 
लिएडिजानि किए जाते है। 
प्रतिक्रियाशील विधुत की ठपत पारेपप धीर उत्पादन संसाधनों में होती । पाहतविक विद्युतकी पाता, निमें संकीर्प पारेपप टरफेस के पीन 
रूपानांतरित किया जा सकताई. की पात्राधिस्तप करने के लिए प्रतिक्रियाशील विधुत प्रवाइन्यूनतम होनी चाहिं 
पारेषण प्तपाती पर प्रतिक्रियाशीलविनतपाइले वास्तविक विचन हानि होती है। नानियों को प्लतिरूपापित करने के लिए क्षमता धीर कर्जा 

रोनों की धापूर्ति होनी चाहिए । 
7 .42 उपर्युक्त कारपों में विश्वत प्रणाली में प्रतिक्रियाशील विचत का प्रबंधन अनिवार्य हो जाता है। पारेपलानिों धीर सब स्टेशनों में पर्याप्त प्रतिक्रियाशील 

प्सतिपूर्ति का तापमान करने के प्रयोजन में पारिएक्टर के साप - यापजानिरिएक्टर की योजना पनाजिातीही पड़ी संख्या में ऐसे क्षतिपूर्तिउपकटपों,जिनका 
कार्यान्वयन किया जा रहा है की वर्ष 2021- 22 तक पापित होने की उम्मीदेधौर कार्यान्वयन योजनाका सारांश नीचे तालिका में दिया गयाई : 


290 


प2017 -22ीपशिखरान बारापारिष्टरीमावान्पबन पसीन ) कावासंग 
पत्रपति 

पीपरी 

बाबा रोड . ) 
TO केपी ।| 441 पी TO केपी 
2017 -22 1320 

4456 187 

FRI 
उ. . . 2017 -22 

1320 
. . 
2017 -22 720 2750 

417 
2017 -22 3120 

618 510 

128 
प . . 2017 -22 2940 1188 

185 
| परिवारा 

2017 -22 8100 11026 1254 

1701 
2017 -2वामाच्या निष्पानिज 19125 

2411 
पारिपारामापीरममा पनसाना बाबा 
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पर्ष 2017 -22 की पशिरोरान पारानानि रिपाटरों कान्पिबन पनीन ) काबारा 


पत्रपति अपपीपरी 

बाबा रोड . ) 
पी 

पी 

TGF MT 
2017 -22 4020 | 1926 

39 

169 
उ . . . 211722 

| 412 
स . . 211722 | 2100 

226 

177 

11 
211722 5666 BF2 

495 

TH 
प . . | 2017 - 2 14260 

1512 

1214 

142 
पति बारा 2011 -22 26285 

4928 

2215 
पET- मेगामापासिनिमानिन| 31314 

PEL 
बानिरिकष्टांसपी रमालापनपानिावावा 
74S उपमुक्त क्षतिपूर्ति उपकरणों, जो अधिकतम धावायना की रिपतियों में मिंड को प्रतिक्रियाशील विन लापता प्रदान करने के अलावाागतिशील 

क्षतिपूर्ति उपकरणों जैसे स्टैटिक पार सेटर पमपीसी पौट टैटिक सेंटर स्टेटकोम] का भारत के धापिलटीपल नेटवर्क में कार्यान्वयन किया जा रहा 
न उपकरणों की धायोजनापापपिक रूप सेषापातकालीन स्पितियों में मिंट को गतिशील पिरतापरानकरने धीर मिंड गंभीर व्यवधानों , जहां पोल्टेनकी 
रिकवरी पड़त्वपूर्ण होतीई, से निपटने के लिए त्वरित सरलपाती उपलब्ध कराने के लिए तैयार की जाती । वर्ष 2017 - 22 की अवधि के दौरान पापित 
किंपगए ! प्रचालनरत कार्यान्वित किए जा रहे तपास्पापना के लिए धपेक्षित ऐसे उपकरणों के विपरपनीने तालिका में दिए गएई: 


बनितीन परि बीिन परिनिसी पिच्कान बिश 
( स्टेका ) [ प्रसपी ) ( सपी ) 

पिटर रिटर 


[ स्रोत . 


सनरी 


2 : 125 


2 : 125 


43139 


नालागर 
नया जयनऊ 
नया पानपोड़ 


+ - 200 एमवीपुधार 
+ - 30 एपीएधार 


2 : 12 


1 : 121 


निर्मापाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 


32993 


कांटोली 


निमित 


[ + ) 300 | 1-5200 
पुपपीपुधार 
[ +) 400 (-) 300 
पुपपीपधार 
[ +] in 1 [ -] 
एमपीएधार 
+ 280 एमपीधार 


जुधियाना 


निमित 


निमित 


2 : 12 


1 : 125 


107124 


2 : 12 


1 : 15 


निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


2 : 12 


1 : 12 
1 - 12 


2 :: 125 


2 :: 125 


1 : 125 


1225 


-- 


कानपुर 
पनिमीत्र 
सोलापूर + - 300 एमवीणधार 
ग्वालियर + - 200 एपषीपुधार 
सतना 

+ - 300 एमपीएधार 
धौरंगापार ( पीजी) + -300 एपषीपधार 
रपिवीत्र 
इटापारपीजी) + - 200 एमपीएधार 
उमाजपेट + - 200 एपषीणधार 

+ - 200 गुपषीणधार 
पुनपीना +/ - 100 पुपपीधार 
पात्र 
राउरकेला + - 300 पुपपीपुषार 
किशनगंज + -200 पुपपीधार 
टांनी 

+ 300 एमपीपुषार 
जेपोट 

+ - 200 एमपीएषार 


2 : 12 


1x125 


निर्मापाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निमित 


निची 


-NNI 


2 : 125 


1 - 125 


ܢ 


2 x 125 


- 


76621 


2x125 


2 : 12 


निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
स 


2 : 12 


2 : 15 


36137 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
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एस प्रकार गतिशील क्षतिपूर्तिउपकरपों की अनुमानित लागत लगभग 12 कटोड उपए। पूर्वोत्तर क्षेत्र धभी हाल ही में कमीशनकिए गएरो पनपीसी की 
लागत सहित है । 
पढोगी रेशोंबापटरनेक्सन 
पारावर पांववार 


75 


7 . 1 . 1 


पावराटस्नान 
भेरापारा में 500 मेगावाट पुचपीटीसी पर - ट्र- पैक टर्मिनल के साप पापपुर भारत ) - भेरापारा पांगलादेश ) 400 केवी डीसी जाति के उप में भारत पोर 
पांगलादेश के पीच पो लीपा पार पारेपप टरकनेक्शन की पापना नितंबर 2013 में की गई यह पारेप कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रको पांगलादेश के 
पशिपीक्षेत्र के साप जोडती धोरललिंक के माध्यम से पांगलादेशको भारत से 500 मेगावाट विजुत पानांतरित की जा रही है। 
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्रिपुरा धीर पांगलादेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्तरी कोमिलाकेपीनस पागप जिंक की पापना पार्च 2015 में की गईधार पर 
पांगलादेशकोविस्त के निर्यात के लिएटेडियन पोट में प्रचालत उपर्णात पारेपप लिंकवर्षात यूटनमपिनगर भारत के त्रिपुरा में - उत्तरी कोपिल्ला । 
रक्षिपी कोमिला [ चांगलादेश ) alli केवी डीसी सानि लगभग 65 किलोमीटर का प्रचालन पर्तमान में 12 केवी पर किया जा रहावीर सलानिके 
पाध्यम से भारत ने बांगलादेश को 160 मेगावाट तक विश्वत स्थानांतरित की जा रही है। 
पर्तमान में बांगलादेश भारत के पूर्वी धार पूर्वोत्तरोनों क्षेत्रों में जुट गमाई तपा भारत ने बांगलादेशको 660 मेगावाट तक विश्वन रवानांतरित की जालनी 


प2017 - 2ीपाटनमन 
भेटापारा[ पांगलादेश ) एचपीडीसी स्टेशन की क्षमता को 1000 मेगावाट तक घटाने की योजना पनागिधीरप 2018 तक एसके रुपापित होने की उम्मीर 


पांगलादेश के साप धीर एंटरस्नेक्शनों पर विचार किया जा रहाई, जिससे दोनों देशों के पीच विस्त पानांतरपक्षमता धीर धधिक पर जाएगी। 


पांगलादेश को 1000 मेगावाट विजुत की विश्वसनीय धापूर्ति सुनिशित करने के लिए भारत धीर पांगलादेश में पा : पापरमिंड तपा पीजीसीपीटाटा 
पटापपुर - मेरापाटा 40 केवी डीसी जानिके दूसरे टटक्नेक्शन का कार्यान्वयन पहले ही शुरू कर रिया गया । 
वित क्षेत्र में जारी भारत- पांगलादेश प्रपोग के भाग के रूप में भारतीय मिड तपापांगलादेशकी मिड के उत्तरी भाग के पीच एकतिरिक्त टटस्नेक्शन 
की भी परिकपनाकी गई तानुसार पांगलादेश में पोस्पोतीपुर में 500 मेगावाट पुनपीडीसीपक-द - पंक स्टेशन के सापपानागर[ पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत ) , 
पापोतीपुर बांगलादेशा) धौरकटिहार पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत को इंटरकनेक्ट करती एकात केवी उच्च क्षमता वाली पली लिंकषारंभिक तौर पर [ 400 
केवी पर धाशित की जाने वाली लिंक पझे चरण में Flil मेगावाट विद्यत धीर दूसरे चरण में lllll मेगावाटवित का निर्यात करने में सक्षम होगी। इस 
प्रस्ताव पर विचार किया जा रहाई 
पारा र नेपाल 


752 


नावराटस्नेक्सन 
वर्तमान में भारत बाट नेपाल के पीच 11 केवी, केवीधार 132 केवी पर लगभग 14 लीपा पाटेडियल टरकनेक्शन प्रचालनरत है। इसके अलावा फरवरी 
2015 में दोनों देशों के पीच कमीशनकी गई0केवी डीसी डालकेपार नेपाल)- मुजफ्फरपुर भारत सानि [ 132 केवी पर प्रचालनरत का उद्धाटन दिनांक 
20 फरवरी 2016 को भारत धीर नेपाल दोनों के प्रधानमनियोंदारालंयुक्त रूप से किया गया। पर्तमान में भारतदारा नेपाल को लगभग 440 मेगावाटवित 
की धापूर्ति की जा रही है, जिसमें टनकपुर पापी ( 3 .40 मेगावाट ) से 70 पुपयू पा निचरक विलन) , डालकेपर ( नेपाल - पुजफ्फरपुर ( भारत ) जिंक के 
पाप से 145 मेगावाट धौर षभी हाल ही में पापित की गईडीसी टापर पट क्टेया - शाहा 132 केवी पाली जाति तपाडीसी टापट पट रक्सौल 
परवानीपुर 132 केवी पासी जानिके माध्यम से 100 मेगावाटविन शामिल है। 


पा2017 - 22 की पटिसनमान 
बालकेचार- मुजफ्फरपुर 400 केवी डीसी सानि ( जो वर्तमान में 132 केवी पटवावेशिताको 20 केवी तक धपोड करने ले भारतलेनेपालकोवित के 
निर्यात में लगभग 45 मेगावाट ल लगभग 485 मेगावाट) तक की वृद्धि हो सकती है। 
पुनफ्फरपुर भारत ) - बालकेवार[ नेपाल) 400 केवी डीसी सानिधगमन 2019 तकधपने निर्धारित पोस्टेन पर चालित होने की उम्मी ,निसले नेपाल 
को विश्वत के निर्यात में 3-10-310 मेगावाट कुल लगभग 845 -945 मेगावाट ) तक की वृद्धि होगी। 
नेपाल के नाप धीर इंटरकनेक्शनों पर विचार किया जा रहा है, जिसने रोनों देशों के बीच विश्वन रुपानांतरपक्षमता धीर धधिक पहनाएगी। ऐसाधारमन 
किया गया है कि वर्ष 2018 -19 के दौरान नेपाल में प्राधिक मांग ( पीक डिमांड ) की रिमति में लगभग 100मेगावाट विस्त की कमी होगी, जबकि वर्ष 
2021-22 , 2025 धीर 2015 में नेपाल के पास अपात : लगभग 5.7 गीगावाट, 182 गीगावाट धौर 249 गीगावाट की नियतनिर्यात योग्य विशेष विश्वन 
उपलब्ध होने की उम्मीर हा त्यावप पारेपप योजना में उत्पादन संघडयोननाएं , भारत-नेपाल सीमा पार टरकनेक्शन, नेपाल में पूर्व- पशिम वितहाने 
धीर वर्ष 2015 तक लगभग 273 गीगावाट की एकीकृत रुपापित क्षमता वाली 27 नजवित परियोजनाओं के लिए नेपाल धपतपाली बालीकटप 
शामिन ई तपास पर भारत धौर नेपालदारा संयुक्त अध्ययनों के माध्यम से विचार किया गया है। 


112 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIL _ SEC. 4 ] 


753 बारारिहान 

भारत धीर भूटान के बीच विस्त के विनिमय के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं मौजूद हैं। भूटान में ताला पापी 1020 मेगावाट), च्छा पूर्वापी | मंगापाय 
घोर करिव पापी [ 60 गावाट में उत्पादित परक विद्युतकानिर्यात भारत कोपा: 400 केवी , 220 केवी धार 132 केवी लाइनों के पाध्यम से किया जाता 
। भूटान में विभिन्न मौजूदाजनषित परियोजनाधों धीर वर्ष 2017 - 22 की अवधि के अंत तक रूपापित की जाने वाली परियोजनाधों की पेनिनवार स्पापित 

समतानी गई 
. . उतारन स्टेशन का नाम 

प2021 -22 
पांवरबिन 
ताला 

1020 

1020 
चटा 

585 

386 
उप जोडपांग पेनिन ) 

1866 

1356 
मनापांच दिन 
गाच 

126 
पुनानांच 

1200 
पुनानांच 

1020 
क्ल नोडापनानांच पेनिन 

126 
| सामचान 
मांगरेच 

720 
उपजोड | मांगरेच पेनिन) 

720 
बचविन 


125 


H 


उप नोड हांगमेचनिन ] 


hu 


152 


तरनुसार, वर्ष 2021- 22 तक भूटान में लगभग 442 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाधों की स्थापना की परिकम पना की गईडा भूटान के लाप 
विश्वत के धारान-प्रदान के लिए निम्नलिखित इंटरकनेक्शन मौजूरपोजना पनागिई: 
पोचाटिरस्नान 
– चुदा पापी भूटाना - पीरपारा। पू. जे.) 220 केवी सम्टि 
- टिच पापी [ भूटान) - गेलेंगफगभूटाना - लालाटि[ पू . .] 132 केवी पुलांनी 
– ताजा पापी [ भूटान ) - मिलिंगडी पू. .] 400 केवीटीसी 


प2017 - 22 कीपाटरस्नान 


- पुनानांच एपिी- धजीपुरदार 400 केवी डीसी[ पंड पूस): 170 किलोमीटर 
- निगलिंग- पतीपुस्टार 400 केवी डीसीक्वंट पूल ) : 198 किलोमीटर 


अलीपुरदार[ पू . .) में भारतीय मिंड में विश्वन के लिंपसल के लिए निम्नलिखित नपाली बालीकटपकी पहचान की गई : 
- धनपुरखार- सिलिगुडी400 केवी डीसी जाति क्विंड ) 
- किशनगंज - दरभंगा 40 केवी डीसी जानिए क्वड ) 
पारावरपीका 


75 


भारत -श्रीलंकापिनमिंड के टटस्नेक्शन के लिए व्यवहार्यतावश्ययन करने हेतु जून 2010 को भारत सरकार की घोर से पापरमिंड कोपनियोफांडिया 
लिमिटेड ( पापरमिड) धौर पीलंका सरकार की घोर में मिलोन लेफ्ट्रिनिटी पोई नीषिी ) के पीच एक समझौता ज्ञापन पर ताक्षरकिए गए। उपर्युक्त 
परियोजना के लिए भारत की पोट से पावरग्रिड धीर पीलंकाकी घोर से सीपी सिंजोन लेक्ट्रिनिटी पोड) को जियानवयन पुनियों के रूप में नियुक्त किया 
गया । भारतबीर पीलंका के पीच निम्नलिटित सीमा पार लिंक पर चर्चा अध्ययन किया जा रहाई : 


पर्स - भारत सेन्पमा [ पीलंका के बीच 2 -500 मेगावाट पुचपीडीसी पाईपोल जानि : 410 किलोमीटर 
- धोवरहेडलानि भारत :मदरसेन्पश्चनपोडि : 180 किलोमीटर 
- अपरिन केवल धनुषकोटि ( भारत ) सेविहिवरमापीलंका] :70 किलोमीटर 
- धोवरहेड लाईन ( पीलंका):घिउष्टिावरम सेन्पपा : 160 किलोमीटर 
पर्स - न्यू भारत नेन्यूयान ( पीलंका रोनों में 2 -500 मेगावाट पचपीडीसी टर्मिनल स्टेशन 


• 
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पर्तमान में रोनों देशों के धापती तयानों के जरिए एस लिंक की तकनीकी वार्षिक पापिनियाधार कार्यान्वयन संबंधी व्यहार्यतामा अध्ययन किया जारहाई 


TI 


परीरायटीनमेगापितम्रोपांततामयामीयोमा. हीरस्पीपारेपानी 


. 


. 


विभिन्न क्षेत्रों में पारेपपलपालियों ,जिनकी योजना एनसीपीएनपी की पंकों में तैयार की गईधौरनिधनपोरनदिया गया ई के विघटप धनुषवा 2 में 
दिए गए संभावित योजना के लिएषभी हाल ही मेंधायोजित की गई एनसीएप की परमों में धनमोहित राजकीय योमाधों के विवरणधनपंचा3 में दिए 
गप 


7 . 7 


पशि [ 2017 -22 ] 


रान चापि पारेपपापानीपपाधिपति 


इस रिपोर्ट में उल्लिखितविषयों के धाधार पर वर्ष 2017 -22 की योजनाषषधि के दौरान लगभग 110 लीकेएप पारेपलानिों धीर 220 केवी तपा 
अधिक पोस्टेन स्तर पर सब स्टेशनों में sill पुपपीए की ट्रांसफॉर्मशन क्षमताभिवृद्धि होने की उम्मीद है। 11वीं पंचवर्षीय योजनाधवधि नेपा2021 
22 के अंत तक चलने वाली योजना अवधि में पारेषणाक्षमता की वृद्धि नीचे दिए धनलार : 


पापापानीय पोरटेन बनिट | 11वीबीमाके 12वीयोमा 12वीपीमारेषा 

पाकमाई || सौरान | 

पधिपति 


2012 ) 


2017 -22 की बोचनाबानि 
पषित रान | पई 2021 -22 की 

बोचना पति 
रोयन पन्मानिा 
पीएससी 


5124 


1FFFH 


4140 


19595 


26990 


31240 


21508 


50968 


157737 


48012 


20F8TH 


27268 


153268 


36545 


199614 


1157I 


STH1 


11121 


473152 


| पासपमान 
( क) एनपीडीसी + Film केवी सीकेएम | 4432 
800 केवीपापोल 
( ब) THF केवी 

सीकेपप | 250 
[ ग] 400 केवी 

सीकेएप 

105318 
[ 4) 2307220 केवी 

सीकेएप 136930 
| स -पासपमान 

25T41 
बमस्टेशन 
[RTIF केवी 

| पुपवीप | 25000 
( ब) 400 केवी 

प्रपत्रीए | 151027 
[ ग] 2507220 केवी 

223774 
स - पस्टेशन 
पचपाती 
[ 1] पा -पोल लिंक | मंगाघाट | TH0 
क्षमता 
[ ब पर- टू- पक क्षमता | मेगावाट | 300 
[ [ कानोड वापार | 970 


142Film 


167500 


104Film 


2770 


89780 


240817 


173510 


419417 


89184 


31248 


96600 


4085 


21414 


721211 


11140 


STFil 


1650 


30500 


000 


THI 


LI 


12 बोचना पशि 2017 -22 रारान पारेपपानी निएपनमानिावावा 


योजना अवधि [ 2017 - 22 ] के दौरान देश में अतिरिक्त पारसपतपाती के कार्यानवयन [ पारेपपलानिों, सपनटेशनों धीर प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति पारित के 
लिए , कटोड उपए काधनमोनित व्यय करना होगा। इसमें 220केवी पोल्टेनहतर से नीचे संचरण तपासी के कार्यान्वयन के लिए धापायक 30 , ill 
कोड उपये का धनुमानित व्यय शामिल है । 
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पन - 7. 1 
पार- वीय पारेपकिरपावापाटी 

पमान पाप2017 - 2ी बोनापार 
हरिनांक बोचना पशि पारपां2021 -22 
31.03 .2017 की रोरान चापित चाटिपागा 
चिनिया ) 

पावधिपति बापाट) 

[ बावाट) 
परब - उतर 
| रेटी- लाहपरी 220 केवी पलानी 

180 

10 
साताराप एचपीडीसी पर- ट्र- पंक 

Filil 

500 
पुनफ्फरपुर- गोरखपुर40केवी डीली सीरीज कांप + टीसीपलस्त्री के साप) 

உப்ப்ப் 
पटना - बलिया 400 केवी डीसी पेड ) 

நீர்ப் 

நாம் 
पिझारीफ -पजिया 400 केवी डील मंड 

| 1600 

1600 
पार- पटना - पलिया 40 केपी ढीली पंड ) 

___ | 1500 

1600 
गया - पलिया 71 केवी पुलांनी 

2100 

2100 
सासाराम पाापासिंग अतिरिक्त क्षमता) 

Fil 

நம் 
सासाराम - फतेइपर 76 केवी पुलांनी 

2100 

2100 
पार - -गोरखपुर 40 केवी डीसी[ पंड) सानि 

16il 

1600 
गया - वारापली 765 केवीएनसी जानि 

4200 
पिहातारीफ -वारापनी 400 केवी डीसी सानिविंड ) 

1600 
बीपखार के न्यू पनिंग स्टेशन में विचनाप रियाजी - धागा + - 800 केवी, 000 | 1510 

1500 
पेगावाट पुचपीडीसी पाइपोल का पुजवापिषी धीर दूसरे 3000 मेगावाट पॉपूल की 
अभिवृद्धि 

210 111 

22530 
ब - सिर 
पूधिपहार- कोरवा 220 केवीक्टि 

390 
| सीरीन कांप + टीसीएससी के साप राउरकेला- रायपुर 400 केवी डीली 

1400 

1400 
पीटीन कांप के सापटांची -सिंपत 400 केवीदीनी 

1200 

1200 
सीरीन कांप के साप टाउरकेला - टायपर 400 केवी डीसी[21] 

14 

140 
| रांची - धर्मनगर - प . जे . पूलिंग स्टेशन 765 केवी पुलामीलानि 

2100 

2100 
टांची - धर्मजयगात केवी 2nd पलानी 

2100 

2101 
झारखगडा -धर्मजयग : 76 केपी डीसी जाति 

4200 
शायगडा-धर्मजयगलात केवी 2nd डीसी जानि 

4200 
झापगडा - टायपुर पूजा केपी डीली जानि 

4200 

4200 
नानो 

12 . 

2111 
पा - उतर 
धौटिया - पालनपुर 220 केपी डीसी 

260 

260 
कोटा- उन्नन220 केवीडीसी 

260 

260 
विंध्याचल पुनपीडीसीपर-टू-पक 

500 

Full 
सवालियर-धागा केवी2 : पलासी 
जेरदा - कटोली 400 केवी डीसी 

1000 

பபப் 
ग्वालियर- जयपुर केवी पयासी जाति 

4200 
षडानी [ महा] - पड़ेंगर पुचपीडीसी पापिोज 

2500 
धारणपीपी -यूनलपुर 40 केपी डीसी 

1000 

1000 
चंपा पूल - कुरक्षेत्र पुनपीटीसी पापिोल 

நாம் 

1500 
चंपा पूल - कुरुक्षेत्र पुनपीटीसी पाईपोल काषपडेशन 

3000 
जपलपुर- उर्स765 केवी डीसी सानि 
उम्स तना - ग्वालिपटात केवी प्रसासी सानिका पजधापिलधी 

4200 
पनासकांश - चित्तोडगा75 केवीडीसीलानि 


PREPAREREBBELIEBERBEEL22300BOERBEDA 
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1 : 42 . 


21ST 


ST20 


130 


130 
1000 


பப் 


2000 
நாப் 


2000 
500 


4200 


TO 


TO 


பம் 


260 


260 


260 


260 


2100 


2100 


| विंध्याचल -वारापनीTF केवी डीली लानि 
नाम 

स - रपिष 
पासिटा- चपर निजेट 20 केवी पुलांनी 
गाजूवाका पुनपीडीसी पर - द- पक 
ताजनेट-कोलार पनपीडीसी पाईपोज 
तालचेंट- कोलार पुनपीटीसीपापोलकाषपडेशन 
| धंगल -पीकानप 

नम्म 
| मतपय 
चंहपुर पचपीडीसी पर- टू-पक 
कोल्हापूर-पेलगाम 220 केवी डीसी 
पोंडा- नागाझाटी20 केवी डीसी 
रापचर -शोलापुरात केवी प्रयास्त्री जानिापीनी) 
रापचर-शोलापुराक केवी पुलांनी जानि । निनी क्षेत्र) 
| नरें - कोल्हापूर76 केवी डीसी [ 40 केवी पटवाशित 
पर्धा- निजापावार त केवी डीसी जाति 
पटोटा पूल - पारंगल( प ) 765 केवी डीसी जानि 
रायग - पगलर एनपीटीसीलानि 
नेलाईमगोपा में नरें -नरें । न्या 400 केवी विंड) नानि का पुत्रधापिलधी 
चमार 

- नर 
पीरपारा- सजास्टी 220 केवी डीसी 
निनिगडी - पौगागांव 410 केपी डीसी 
सिनिगडी - पोगागिांव । केपी डीसी[ पंड) जानि 
नमो 
उत्तर - उत्तर 
विपनापरिपाली - धागटा +/ - 00 केवी ,3000 गावाट पुनपीडीसी पाईपोल 
नम 


2100 


2100 


2200 


2200 


4200 


4200 


நப்பம் 


ទី៤ 


1600 


நாம் 


12121 


1EIN 


23120 


260 


260 
1000 


1000 


1500 


16l 
28 . 


2 : 10 


அப்பப் 


TEJF 


पन 


- 12 


वर्ष 2017 -22 की पक्षिनिए पासवापानी पागाधिपति 
. . बोचना विवरण 


पोन्टेन ( पी ) 


प्रकार 


पापान शिबी 


उ 


. - 1 


षत्रियीम्रपयोचना 
1. 4101220 केवी ,2x500 पुमपीए टानरस्ट सवस्टेशन की पापना 


400220 केवी 


टीधारपुष 


निपाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2. टानर में सुभाषनाम- नीरट dlu केवी पुलामी जानि का 40 केवी 
पुजवाईपूजधी 
. गोकर्षा में एक सक्टि धीर फरक्का में दूसरे प्रक्टि के पुजवालियों के 400 केवी 
साप टानल्ट- पूर्षिया 400 केवी डीसी सानिट्रिपल स्नोबई) 


डीसी 


निर्माणाधीन 


खात्र पानी बग्रीकरण योजना 
1. मोतिहारी में पार गोरखपुर 400 केवी दीनी सानि का 400 केवी 
पुजवाणिजधी [ डीसी) [ पेड ) 


2जीसी 


निर्माणाधीन 
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. . 


बोचनाविपरप 


पोन्टेन ( मी) 


कार 


पमान चिति 


टीपारफ 


निर्माणाधीन 


2 . भाषी विस्तार के लिए स्पान के साप पोतिहारी में 2- 2 एसपीए 400 / 132 केवी 
400 1 132 केवी सब स्टेशन ( जीपापिल) 
3. पार-मोतिहारी सेक्शन के लिए पोतिहारी [i00 धोम एननीधार के 
साप) में 2- 0 एमपीपवार जानिरिक्टर विनेपन 


टिएफ्टर 


निर्माणाधीन 


टिपफ्टर 


निर्माणाधीन 


4 . मोतिहारी-गोरखपुर सेक्शन के लिए मोतिहारी[ 400 धोम एननीधार 
के साप) में 2 -50 एमवीधार जानिरिक्टर फिकरड ) 


डीसी 
टीसी 
टीधारएफ 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


र 


. - 4 


नवीन वेषी [बिहार + नटीपी ) *निटीपणा 
[ 11बावाट) 
1. नपीनगर-गया 40केवी डीसी [ क्वंट) लान । 

400 केवी 
2. नपीनगर- पटना । केवी डीली पड) जानि 

400 केवी 
3. गया 765400 केवी 1x1500 पुपपीए ट्रासफॉर्मर TH54/30 केवी 
का संवर्धन 
सीमाचरमराजसोमाटेनाटिटीपीर। बर2.3 
र4240मा . मोनेटसममाबीसबार 
[ 10वामाप .नवना वापा ). डपराष 700 

बापायला सापाय . मेषा ( Anitiny . डेरांच 
टीपीचापा ]] निशिबारेषापानी 
स्टेनाटि टीपीपी यू 1 धीर 2 , धौर 4 [ 24100 मेगावाट) के लिए 
समर्पित पारेपप जानि 
स्टेनाटि टीपीपी - झारखगडा 765400 केवी पूलिंग स्टेशन ? x डीसी 400 केवी 
400 केवी जानि 


निर्माणाधीन 


बैंको पापंच[ 4660 मेगावाट ) के लिए समर्पित पारेपलानि 


को - धंगल पूलिंग प्वाांट -400 केवी डीसी जानि 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


विचिस्पस्नानपहियोगमा निर्मित पारेषष 
अपातीगीता - जाणी[ Hघाट)ीमा - MEN 
अंबालाAVEचावाय कामवाला ) , बागे 
[ बालाय .नालिसापटी . निदाघापार ] 
तीरना - पापी [ 1200 पेगावाटी के लिए समर्पित पारेपलानि 
क्वंट पूस कंडक्टर के साप तीरना- II - किशनगंन 400 केवी डीसी नानि 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टोंगनिन के लिए समर्पित पारेपलानि मंगापाटी 


रोगनिन्- टांगपो220 केवीडीसीलानि 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


जीसी 


निर्माणाधीन 


स 


- 1 


रसनापार [ 120वापाट) निपटीत 
स्पूनापपुर - रांची केवीक्वंटडीसी जाति 

400 केवी 
खीरापानीजीपमोचना - XI 
1. पटना में 23315 एमपीए, 400/220 केवी पालीटी का 20040220 केवी 
एमपीए, 4107220 केवी पालिीटीके लापततिरपापन । 
2. पुसौली में 23315 एमपीए, 400/220 केवी धाग्रिीटी का 2500001220 केवी 
एमपीए, 410220 केवी पालिीटीके लापततिरूपापन । 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 
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गोचनाविपरम 


पोन्टेन ( पी ) 


मार 


पमानरित 


प्रतिरपापन 


निर्माणाधीन 


3. किसी उपयुक्त रुपान से 13 15 एमपीए,40220 केवी पासिटी 410220 केवी 
की शिफ्टिंग [ 1:5l एपपीए पालिीटी दारा प्लतिस्पापन के पार पीर 
लंपडपके साप-याप तनीय बासिीटी के रूप में जमीरपुर में 410220 
केवी सब स्टेशन की पापना । 
4. सासाराम में स्थापित किए जाने वाले 765 केवी की पेपर 1 यूनिट , 765 केवी 
110 एपीएधार सिंगल फेन रिएक्टर 
वीपीटीपीबापांबापासापानी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


1. दीपालीटीपीएन - झापगडा पी . एम. 765 केवी डीसी लानि 


11 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


सायांबच चरण - [ 12वापाट) निपटीन 


2डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1. पुनाटलांगच । - जामोनिंगडा भूटान पॉर्डर 400 केवी डीली 400 केवी 
लानि 
2 . पंड पूल कंडक्टर के साप सापोजिंगवा [ भूटान पॉर्डर) - 40 
पतीपुटार 400 केपी डीसी सानि 
3 . पुनाटलांगच -1 में 220 केवी पोस्रोच्चा-शिरंग एमांनी नानि का 220 केवी 
पुलपाणिनधी 
4. पुनाटलांगच में 3x105 एमवीए धात्रिीटी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


B . पुनाटलांगच में 1 . 0 एमपीएधार पन रिएक्टर 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


. .- 10 जागांवर चरम - 


बापानिएटीत 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पुचपीटीसी 


निर्माणाधीन 


1. पुनाटलांगच - I में पुनाटलांगच- नामोनिंगठा भूटान बॉर्डर 400 _ 400 केवी 

केवी डीसी जातिका पुजधानिधी 
रथे.- 11 पहातापनि 
विकासाचापी -डिबग्रीकरण 

1. घागरा में 3000 मेगावाट विर्टट पॉडल के नाप न्यू धनीपुरवार + 00 केवी 
धौर + lin केवी पुनपीडीसी स्टेशन का विस्तार 
2 . सामोनिंगवा संकोष -बलपुरद्वार ll केवी डीली [ 1st पंड All केवी 

पूल सानि [ भारतीय भूभाग) 
उ .- 12 सानोतिविम्यानपानी ग्रिीकरण 


डीसी 


निर्माणाधीन 


जिंगपेलिंगभूटान - बलीपुरपार 40 केवी डीली[ पापुचटीपूजण्या 40 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


क्वैड मूल कंडक्टर के साप धनीपुरवार - निजिंगडी 400 केवी डीसी 400 केवी 
जानि 
क्पेट पूस कंडक्टर के साप किशनगंज- दरभंगा 400 केवी डीसी जाति 400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


उ . - 18 


त्र - नितीनडियातील 


टिपुष्टर पेनिटर निपाधीन 


1. राउरकेला में 2. 125 एमपीपधार पपपलधार धीर ++ - shil _ ll केवी 
पुपपीपधार स्टेटकोप 
2 . रांची में 2 - 125 पुपपीधार पुपएलधार धीर ++ - 300 पुपपीणधार 41 केवी 
स्टेटकोप 
3 . किशनगंज में 2x125 पुमवीधार पुमालधार धौर + - sun _ 40 केवी 
पुपपीणधार स्टेटकोप 


टिपुष्टर किपेनिंटर निर्मापाधीन 


रिएक्टर पेनिटर निर्माणाधीन 
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बोननाविपरम 


पोन्टेन ( पी) 


कार 


पमानकिन 


रिएक्टर किपेसिंटर निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


4. जेपोट में 2x125 एसपीएषार पृपयधार, 1: 12 पपीपुधार 400 केवी 
पुपपुलस्त्री धीर +I - 300 पुपपीधार स्टेटकोप 
पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति : पांका , पोलंगीर, 4m केपी 
पाटीपाडा, पोझार , दर्गापुट, चापपाना धीर लखीसराय में अतिरिक्त 
1125 पुपपीधार पर रिएक्टर की अभिवृद्धिापूर्वी क्षेत्र बहरीकरण 

पोजना - 1 ] 
पीवीसानी 
[ीबाणीकरण 
गौचना - MII ) 
1. पेनीपुर धीर जीट ( न्यू ) में 7651400 केवी नप सब स्टेशनों की 765400 केवी 
पापना 
2. रांची[ प] - मेदनीपुर केवी डीसी जानि 

765 केपी 


. .- 14 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


३. पेरनीपुर - जीरटन्यू |THF वीडीशी जानि 


T6 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


4 . पेरनीपुर में चंडीपला - बड़गपुर 400 केवी डीसी सानि का 400 केवी 
पुलधापिलधों 
5 . जीस्टान्य - सभापमाप 400 केवी डीसी लाईन पेड) 400 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


6. जीरटन्प) - नीरट 400 केवी डीसी जानि पंड ) 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पुलांनी 


निर्माणाधीन 


प . 


. - 15 


7 . रानट में जीरट - सुभाषमाम 400 केवी पुलांनी जानि का 40 केवी 
पुजवानिधी 
शिवपांचस्मानाजसोनमति 
पारेष 
अपाती मिनायाबाया. वामनावमा खटिव " 
बापा ) . शिबिश बापा ] ] 
टिंग टिंग के लिए समर्पित पारेपपजानि [ ५५ पेगावाट , 
टिंग टिंग - नाशिडिंग पीपल 220 केवी डीलीलानि 

220 केवी 


डीसी 


पोजनापड 


त्वरित पक्षणान प्रपाली उत्पारन विकासनधिों के कार्यक्षेत्र के 
धंतर्गत 

ताशिलिंग - जैगशिप 220 केपीटीसी जानि 
.. .- 15 पीपत्र पनौट गानोंकीसिंताटाख 


220 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


1. अपन पारपी - पेपन 40 केवी डीसी जानि 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


र 


.- 17 


सडीवाचिरप - बपिपीलिए पारेषापानी 
धोपीनीनी - झारगुहा400 केवी टीमीट्रिपल मनोपर्ड) 
झायगडा - टायपुर पूल 765 केवी टीसी जाति 


400 केवी 
TIF केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 


टीधारएफ 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


सारगडा में 2x1500 एपपीप, Ti41 केवी पालिीटी की डि 765400 केवी 
झारसुगला सवस्टेशन में 400 केवी धौर 765 केवी पस की रिपलट पर 
व्यवस्पा 
पीजीकरण बोचना - xv 
1. फरक्का - पापपुर 400 केवी डीली टिपन एचटीएनएन] सानि 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पुरासी 


निर्माणाधीन 


2. पपपुर में पपान फरक्का - जीरट मुलांनी जानि के 400 केवी 
पुजवाणिजधी काटना 
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गोचनाविपरम 


पोन्टेन ( पी) 


मार 


पमान निमा 


पुलांनी 


निंपापाधीन 


3 . सागरीषी में फरक्का - जीरट10 केवी पनांनी जानि का 40 केवी 
पुजवाणिजधी 
4. जीरट में सागरहीपी- भाषमाप 400 केवी पलांनी नानि का 400 केवी 
पुजवाणिजधी 
पीडीप बोचना-XI चाव - मा 


पुयायी 


निर्माणाधीन 


.. .- 10 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारफ 


निर्मापाधीन 


डाप्टेनगन सवस्टेशन में 2 - 160 एमवीए , 220/132 केवीधानिीटी 220/ 132 केवी 

पीपरीष गोचना - चाब - ) 
1. दुर्गापुर सपरटेशन में तीसरे lr220 केवी, 1:315 एमवीए 40220 केवी 
पालीटी की स्थापना 
2 . 400220 केवी, 2 -500 पुपपीप पालिटी के साप पालदासपस्टेशन 400220 केवी 
4400 220 केवी,231 पुमपीए पालिीटीका प्रतिस्पापन 
1 . न्यूनिलिंगडी नपस्टेशन में तीसरे 400220 केवी , 1:3 15 एमपीए 40220 केवी 
पासिटी की स्यापना 
4 . 10/220 केवी , 2 -500 पुपपीए पालीटीकेसापजेपोट सवस्टेशन 410220 
में 400/220 केवी ,2: 31एपपीए पालिीटीका प्रतिरूपापन 
5 . 4220 केवी, 2 -500 पुपपीए पालीटी के साप राउरकेला 400220 केवी 
सपस्टेशन 400 220 केवी ,231 पुपपीएषालीटीका प्रतिस्थापन 
6 . गया सबस्टेशन में 410220 केवी , 1. 500 एमवीए पालिीटी की 40220 केवी 
रूमापना 
पात्रमाणीकरण बोचना -xx 


- 


- 


- 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


८ .- 21 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्मापाधीन 


. .- 22 


1. धनपार ( झारखांड ) में 4001220 केवी,2-500 एमवीए पालिीटीन्यू life20 केवी 
सपस्टेशन 
2 . धनबार में रांची - पपन- बारपी - 100 केवी डीसी जानि के दोनों 400 केवी 
सक्टिों का पुजवाणिजधी 
पुनरीजिरीमाएगाबामाम्याललोनाके 
निवारा पान 

चंड मूल कंडक्टर के साथ उत्तरी करनपुरा- गया 400 केवी डीली ll केवी 
जानि 
क्वंट पूल कंडक्टर के साथ उत्तरी करनपुरा - चंडवा ( झारखंड) पूनिंग 400 केवी 
स्टेशन 400 केवी डीसी जानि 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्मापाधीन 


पं.- 23 


मांबरेच बापा 
1. पांगरेच पापी - गोलिंग 400 केवी पाली जानि 


400 केवी 


पिलांनी 


निपाधीन 


2. गोलिंग -निंगलिंग 400 केवी डीसीलानि 


400 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


3. निगमेजिंग- बलीपुरद्धार 400 केवी डीसी जानिए क्वड ) 


400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


. .- 24 


मीरा बोचना - x 


टीधारपफ 


पोजनापड 


पिहारीफ में चोप 400220 केवी, 00 पुपपीए पालिीटी की 400220 केवी 
समापना 
पेपनपी में तीसरे 4101220 केवी , 500 एमवीए पालिीटी की पापना 400220 केवी 


टीधारएफ 


पोजनापड़ 


पांका में तीनटे 41012 केवी, 315 पुपषी वालिटी की पापना 


401132 केवी 


टीपारपुफ 


पोजनापड़ 
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. . 


बोननाविपरम 


पोन्टेनापी) 


कार 


पमान चिति 


400/ 132 केवी 


टीपारपफ 


पोजनापड़ 


जीनटाय में तीनटे 410/ 132 केवी , 31 पुपीए पालीटी की 
रूपापना 
टांगपों में चौप 20 132 केवी , 160 एमपीएधामीटीकी पापना 


20/ 132 केवी 


टीपारएफ 


पोजनापड 


टीधारएफ 


पोजनापड़ 


टिपुष्टर 


पोजनापड़ 


रिएक्टर 


पोननापड 


220/ 132 केवी, 160 पुपवीए पालिीटी के साप पाला में 220 / 152220/ 132 केवी 
केपी , 1: 50 एमपीपधानिीटी का प्लतिरूपापन 
पापरमिंड के सुभाषनाम सब स्टेशन में 420 केवी, 1x125 एमपीधार 400 केवी 
पस रिएक्टर की पापना 
पूपिया में किशनगंज- पूपिया केवी डीसी जानिने रिवनेपाल जानि 400 केवी 
टिपुष्टर के फिक्रड जानिरिएक्टर का वर्शन 
टांगपो-निजिंगडी 400 केवी डीनी टिपन पून जानि के साप टिपन 400 केवी 
पुचटीएलएस कंडक्टर की टिडपटटिंग 
रांची ( न्यू ) में एमपीएधार, 765 केवी, एकल चरप रूपेयर यूनिट 765 केवी 
Ta5400 केवी पापरमिंड का सब स्टेशन 
लानिये में उपयुक्त संशोधन के साप -याप पुम्ल पुनटीपलपल कंडक्टर 220 केवी 
सहित न्यू पूर्षिया [ 10/220 केवी) - पूपिया [ 220/ 132 केवी) 220 केवी 
डीसी जाति की टि - डपटटिंग 


डीसी 


पोननापड 


टिपुष्टर 


पोजनापड 


डीसी 


पोजनापड़ 


. . - 23 


त्रिवाणीकरण बोचना 


सहरसा में 2-500 एमवीए 


220 केवी सब स्टेशन की स्थापना 


410220 केवी 


टीधारपफ 


पोजनापड 


सहरसा में 2 -2 


एमपीए -20/ 132 केवी सब स्टेशन की पापना 


220/ 132 केवी 


टीधारएफ 


पोजनापड 


सहरसा में 420 केवीx125 पुपवीपधाररिपुष्टर की पापना 


400 केवी 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


टीपारएफ 


पोजनापड़ 


नीतापही [ प ] में 2 -500 एमवीए 410220 केवी सब स्टेशन की 40220 केवी 
पापना 
सीतापी न्यू ) में 2 - 200 एपपीए 220/ 132 केवी सब स्टेशन की 220/ 132 केवी 
रूपापना 
नीतापही | न्यू में 420 केवी2x125 एपषीपार रिएक्टर की पापना 400 केवी 


टीधारपुफ 


पोजनापड 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


चंडोती में 500 एमपीए 400/220 केवी सब स्टेशन की पापना। 


410220 केवी 


टीधारणा 


पोजनापड़ 


चंडोती में 3.200 एमपीए 220 / 132 केवी सब स्टेशन की पापना 


220/ 132 केवी 


टीधारएफ 


पोजनापड़ 


चंडीती में 420 केवी2 - 125 पपपीपुषार रिएक्टर की पापना 


400 केवी 


टिपुक्टर 


पोजनापड़ 


पोतिहारी में 1-315 एमवीए 400/ 132 केवीलानि की स्थापना 


430 / 132 केवी 


टीधारपफ 


पोजनापड़ 


दरभंगा- सीतापी न्यू ) 400 केवी डीली (ट्रिपल स्नोपड़ी जानि 


till केवी 


डीसी 


पोजनापड़ 


नीतापी न्यू ) - मोतिहाटी 400 केवी डीसी ट्रिपल रनोबई ) जानि 


400 केवी 


डीसी 


पोजनापड 


2डीसी 


पोजनापड़ 


चंडीती | न्यू में पावटमिंड के नपीनगर-II - गया 400 केवी डीसीक्विंद 400 केवी 
लानिके रोनों सक्टिों का पुजवाणिजधी 
पहला न्यू में पावटमिड के किशनगंज - पटना 400 केवी डीसीक्वंद) 400 केवी 
सानिका पुजधापिलधी 


2 -डीसी 


पोजनापड़ 
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बोचना विवरण 


पोन्टेन ( पी) 


प्रार 


पमान बित 


ज . . .- 1 बारे डिमांचपुती(18मेवापाट ) * निए टीपूज 


टीसी 


निर्मापाधीन 


1. डिकटांग पुनर्वापी में धारापी -निरनोली 12 केवी पलांनी जानि 12 केवी 
का पुजधानिधी 
2. डिकटांग पापी में धारापी- टानगर 132 केवी डीसी जानिके 12 केवी 

पुक सस्टि का पूजधाईपूजधी 
स. . .- 2 काबपीवापाट) निपुटी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


till केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1. कामेंग- पत्रिपारा 40 केवी डीली लाईन 
पन्चायनामापायलावासांवरीपाट के 
विषमपटरी 
1 . मैटिष्टान्प ] -पेरिण्ट( मिजोरम) 132 केवी डीली शानि 


132 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2 . निलचर- लाकांडी पनिीतील) 132 केवी डीसी जानि 


132 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


. 


इ. डीसी लानि पर पानीघाट- टोनिंग 152 केवी पुलांनी 


132 केवी 


डीसी पर पलांनी निर्मापाधीन 


4 . डोली लाईन पर रोहिंग -नेन 132 केवी पुलांनी 


132 केवी 


डीसी पर पुलांनी निर्माणाधीन 


5 . डीसी लानि पट जेन- नापलाई 132 केवी पुलांनी 


132 केवी 


डीसी पर पलांनी 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


6 . रोगि 1283 केवी सब स्टेशन (सिंगल फेन : एपषीप पन 1283 केवी 
रूपेपटा की रमापना 
7. जेन 132835 सब स्टेशन (सिंगल फेन 7.5 एमवीए वन रुपेपटा की 182185 केवी 

पापना 
६ . नापलाई 132 केवी सब स्टेशन [ 2x16 पुपपी की पापना 1265 केवी 


14. 
JNI 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


स . 


. पानी पीट - 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1 . गोड्पुर जेसा कंडक्टर) में एक मष्टि एजधानियों के सापविपनाप 132 केवी 
चरियाली - टिानगर घरपाचन परेसा) 132 केवी डीसी जानि 
2. सिलचर- पीला 400 केवी डीसी[ पंड) जानि . 

400 केवी 
इ. पीसा पीनी) में 80 एपषीवार घन रिएक्टर 

400 केवी 
उ. . . बसिपानियां 

1. रंगिया रोटा में 417220 केवी , 2x315 एमवीए पूलिंगस्टेशन 40220 केवी 
2 . डिननेंग में 441220 केवी , 2,315 एमपीए पूजिंग स्टेशन 410/220 केवी 


डीसी 
टिएक्टर 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


पोजनापड़ 


टीधारएफ 
टीधारपफ 


पोजनापड 


2 -डीसी 


पोजनापड़ 


3 . टांगिया । टोटा में पोंगागिांव- पलिपारा केवी डीसी सानिका 40 केवी 
जधानिधी 
4. डिननंग पीपी - रंगिया । टोटा 400 केवी डीसी वंड जानि400 केवी 
. . . पानी बग्रीकरण 


डीसी 


पोजनापड़ 


उ. . .- 


टीधारपुष 


निपाधीन 


पोंगागिांव सब स्टेशन में द्वितीय 40220 केवी , 315 पुमपीए 40220 केवी 
पाहिलीटीकी पापना । 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


कोपिली पापी में वर्तमान 60 पुमपीए , 220/132 केवी पालिीटी का 220/ 132 केवी 
1x150 एमवीए 220/ 132 केवीपासिीटी से प्रतिरूपापन 
पलिपारा सब स्टेशन में पपान 2 .50 पुपवीए , 220/ 132 केवी 220/ 132 केवी 


टीधारएफ 


निपाधीन 
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बोननाविपरम 


पोन्टेनस्पी) 


TETE 


पमान बित 


पालिीटीका2 : 111 पुपपीए, 220/ 132 केवी धाग्निीटी से प्रतिपापन 
स. . .- 7 उ. . . पानीप्रीम्रप - 


टीधारएफ 


निपाधीन 


टिपुष्टर 


निर्मापाधीन 


ਇਧਾਵਾ 


निर्माणाधीन 


टीधारपफ 


निर्मापाधीन 


1. पापरमिंड के पीला सप- स्टेशन में 4: 105 पुपपीए, 400204007220 केवी 
केपी वालिटी को इटाने के पार वाली जगई जीधापिल पेज के साप 
2 -500 पुपपीए, 400200 केवी धाग्रिीटीकी अभिवृद्धि 
2. पत्रिपारा पापरमिड) अप-स्टेशन में 1x125 एमपीएधार , 420 _ ll केवी 
केपी पर रिपुष्टर 
3. पोंगाईगांव ( पापरमिड) सब स्टेशन में 1x125 एपषीपधार. 420 400 केवी 
केवीपरिणक्टर 
4. फाल में 2 -315 एमपीए [Tx105 एमपीए एक्स चरप यूनिट), 400/ 132 केवी 
410/ 132 केवी वालिटी 
उ. . . पानी भीकरण - . 
1. सूटनपनिनगर में 2315 एमपीए 400/ 132 केवी सब स्टेशन की 400 / 132 केवी 
रूपापना 
2 . पी . के. पारी में 2 -315 एमवीए 400 / 132 केवी सब स्टेशन की 400/ 132 केवी 
रूपापना 
8 . उच्च रक्षता एनटीपूजाम कंडक्टर के साप पुनीटीपीपी- पीके पारी 12 केवी 
12 केवी डीसीलानि 
. . . पानी भीमा - 1 


उ . . 


.- . 


टीपारपफ 


निपाधीन 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


स. . . . 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1 . न्यू कोहिमा में 2-500 एमवीए 40220 केवी सब स्टेशन के 40220 केवी 
साप 4 400 केवी जानि पेन , 2x125 एमपीधार पन रिएक्टर की 
रूपापना। 
2. इंफाल - न्यू कोहिमा0 केवी डीसीलानि 

400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


1 . न्यूकोहिमा - न्यू परियानी 40केवी डीपीलानि 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


4. 


फाल [ पीनी) में 1x125 एमवीएधार पन रिएक्टर ( डिजीया 


400 केवी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


2-500 एमपीए ट्रांसफॉर्मर के साप पटियानी सब -स्टेशन का 400220 केवी 
430220 केवी तक उन्नयन 


स. 


- 10 . . . पानीबीस - 


132 केवी 


पुरासी 


निर्माणाधीन 


1. फाल ( पापरमिंड)- पुरेपचाप ( राजप ) 132 केवी एमाली जाति 
की रिडपटटिंग 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


? जीवापिस में संपड पेन के साप सिलचर सब स्टेशन में 400 /12400 / 132 केवी 
केपी,16 15 एमपीए धाग्निीटी [ सटे की पापना 
३ . पोकचंग [पापरमिंड) सब स्टेशन में 220 केवी, 1-315220 केवी 
पुपपीधार पर रिएक्टर 
. . . पानी पीकर - II 


टिपुष्टर 


निर्माणाधीन 


उ . 


- 11 


टीधारएफ 


पोजनापड़ 


रीपापुर में पर्नपान 435 पुपपीए, 220/132 केवी पुन चरप 220/ 132 केवी 
यूनिट ट्रांसफॉर्मर का 2 - 150 एमपीए, 220 / 132 केवी - चटप यूनिट ने 
प्रतिस्थापन 
पापरमिट के जीटिपप , पेनलब कुमारपाट धीर इफलांग सबस्टेशनों का 12 केवी 
पुवापिस से जीवापिस उन्नयना 


पोजनापड़ 
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. . 


. 


बोवनाविपरम 


पोन्टेन ( पी) 


मार 


पान निमा 


ब. ए. - 12 स. . .जपानी खीमप -Ix 


टीसी 


पोजनापड़ 


डीसी 


पोननाघड 


पाटे पापी - नॉर्प जडीमपुर ( पानीसीएल ) 132 केवी डीशी जानि 132 केवी 
( पलीएलधार नेनारंडक्टर के साप) 
पारे पुर्वापी -नॉलखीमपुरापानीसीपल) 12 वी डीसीलानिके 12 केवी 
पुकसर्किट का पूजधापिलधी 
पारे पापी में 132 केवी पे उपरकों के संशोधन सहित पारे छोर पर 12 केवी 
पुजवापिलधी भाग की टि-कंडक्टटिंग । एचटीएलएस एसीएसधारनेत्रा 
के सपनुष्य एचटीएलएम के साप रंगानी नालगनानि ली 132 
केवी प्रसास्त्री जानि ) 


डीसी 


पोजनापड 


टीसी 


पोननापड 


उ . . - 1 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पाटे में रंगानदी - नाइटलागनानिटली के पुजवाणिजधी को पापिास 12 केवी 
कटना ताकि सीधा रंगानरी-नाइटलागना निरजी 132 केवी एससी 
सानिपन सके 
12वीयमापनियरितीराष्ट्रीय रानमानी 
440220 पीपस्टेशनकानिषि [ बाब 
पहारानीवाग ( टिंबनापुचटीपलपल कंडक्टर के साप पष्टीलफ्टिटापा 400 केवी 
में पचाना-मंडोला 400 केवी डीली सानि के दोनों सक्टिों का 
पुजवाणिजधी 
दारका -। [टिपन / एचटीपूजपल कंडक्टर के साप) में 40केवी डीसी ll 
लानिपपनौली- नट्टिकालन के एक प्रक्टि का पूजधापिलधी 
पहारानीबाग ( पर्तमान) ( पपटनेंसी में उपयोग करने हेदा में पलभगा केवी 
[ पीनी -दादी 400 केवी जानिके एक सक्टि का पर्तमान पुनधाषिजयी 
काव्यवस्वा पापिास करना 
दारका - 1 में 4 -5ll एपषीप, 400220 केवी जीधापिलकी पापना 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पुयात्री 


निर्मापाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


दारका - सब स्टेशन में 1x 125 गुपपीएधार पन रिएक्टर 


400 केवी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


उ . मे . - 2 


400 केवी पंडोला- पपाना डीसी लानि के दोनों सम्टिों के 400 केवी 
पुनधापिलधों के समापन के लिए महारानीबाग में चार 40 केवी जानि 
पंज 
1वीचोकमापकिरीयरितीयट्रीय राजधानी 
4402z केपी बस्टेशन का निर्मापाचाब - ) 
तुगलकाबार [ टिपन एचटीएलएल कंडक्टर के साप) में 40 केपी डीसी 400 केवी 
जानिपमनाली- समयपुर के दोनों नक्टिोंका पुजवाणिजधी 
तुगलकाबाद में 4 - 500 एमवीए , 4007220 केवी जीवाणिग्न की पापना 400 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


तुगलकाबार में 4101220 केवी 1 - 125 एमपीएषार पारिएक्टर 


Jill कवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


परपसारा मानबहपारेषापानी - पाय - या 


डीसी 


निपाधीन 


400 केवी डीसी कोटा - जयपुर ( रक्षिप) सानि । कोटा में एक सक्टि400 केवी 
पुजवाणिजधी के साप पारपीपी - जयपुट ( पन) 400 केवी डीसी जाति 
का एक भाग ) 
च . . पानी मीरा बोचना - IV 
1. इटान-बानापुर 400 केवी डीसी क्वड) 

400 केवी 


उ . मे . . . 


डीसी 


निपाधीन 
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बोचनाविपरम 


पोन्टेन ( पी ) 


अमर 


कार 


पमान चित 


2 . लती- बिशनपुर 400 केवी डीली क्विंट) - सिंगल सम्टि 400 केवी 


साली 


निपापाश्रीन 


स्टंग 


उ . . किन बंबा बापा ) निपटीत 

1. किशनंगगा- पगरा 20 केवी डीली लाईन 

2. किशनगंगा -चपारगर 220 केवी डीसी जानि 
स. . - परम्परामा बहावापानी - पाय - - 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


-- 


4 केली 


टीसी 


निर्माणाधीन 


स . . - 7 


400 केवी डीसी पारपीपी - कोटा जाति 
सनरी पीगी 
1. न्यू पानपो सब स्टेशन - [+ ] 300 गुभवीणधार । [-] 200 _ 400 केवी 
एमपीपुधार 


प्रसपीसी 


निर्माणाधीन 


टेवरी । । [ मेवापाट) निष्पटीत 
1. टेइटी पीएनपी - कोटेश्वर पूलिंग वाट ( ड) 400 केवी प्रयासी 400 केवी 
जानि 


पयांनी 


निर्माणाधीन 


पुलांनी 


निर्माणाधीन 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


स्टेटकोप 


निर्माणाधीन 


स्टेटकोप 


निर्माणाधीन 


टीसी 


निर्माणाधीन 


2. चानिंग टेइटी पूनिंग प्वाइंट- 765 केवी 2 पुलांनी लानि पर मेटल 765 केवी 
लानि 
8 . टेवटी पूल ( जगह की कमी के कारण टेइटी पूलिंग सटेशन जीवापिस 75400 केवी 
होगा) पर 765400 केवी, 4 -300 एमवीए सब स्टेशन की पापना 
4 . पेट में THENil केवी, 1x1Film पुसपीए 

T651400 केवी 
6 . पेट में 765 केवी स्तर पर प्रचालन के लिए सीटिन कैपेसिटर का 765 केवी 
संशोधन 
बसनरवर नागाबाबतिती टिका ) 
1. लखनऊ में 2x125 पुपपीधार पुपालघाट, 1X125 एमपीपधार 40 केवी 
गुपपुलसी धीर + - sil एपषीणधार स्टेटकोप 
2 . नालागर में 2x125 एमपीएधार पपपलधार, 2X125 पुपपीएषार 400 केवी 

प्पणमसी धीर + - 200 एपषीपुधार स्टेटकोप 
उ . . - 10 च . . पानी मीरा बोचना -xx 

1. धपारगा में उटी -वगूरा 400 केवी डीसी जाति ( पष्टी अक्टि400 केवी 
टापों पर) के दोनों प्रक्टिों का पूजधापिलधी 
2. पारगर में 400220 केवी जीवाईपग्न सब स्टेशन के साप 410220 केवी 
T105 एमपीए 1 फेन यूनिट) की पापना 
8 . संपाचपारगर 400 केवीडीसीलानि 

400 केवी 
ब. . - 11 ब. . पानी मीरा बोचना- चाब - ) 

1. काला पांच में पुकाX105 एमपीए, 430220 केवी जीवाणिय साप 400/220 केवी 
स्टेशन की रूपापना 
2 . काला बांध फेंकटचप पांगट- बदलापुर 40 केबीटीसी के दोनों 400 केवी 
सम्टिों का पुनधापितषी 
इ . काला पांच पुट में 400 केवी कटनम पांगट- काला धांच क्वड डीसी 400 केवी 

सानि पर 40 सीरिन क्षतिपूर्ति 
उ. .-12 च. . पानी की बोचना - चाब- 4) 400 केवी 
पालरकोटला -अमृतसर 400 केवी डीली शानि 

400 केपी 
स. जे . - 18 स. . पानी भीमरस बोचना - II 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निपाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


2जीसी 


निर्माणाधीन 


स्त्रीटिन पेनिटर निर्माणाधीन 


डीसी 
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पोचनाविपर 


पोन्टेनापी) 


कार 


पान निमा 


- 


- 


- 


टीधारपफ 


निंपापाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


[ 


- 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


पार्वती पूलिंग स्टेशन में Tx105 एमपीए, 41220 केवी पालिटी के 410220 केवी 
लाप संबडपेन तपारो220 केवीलानि पेज का प्रावधान 
सेक्टर-12 गुडगांव ( पीनी सपस्टेशन में 40020 केवी पारेपक्षमता 400220 केवी 
का ll पुपपीपधाग्रिीटीची पडि 
4101220 केवी पलभगड सप स्टेशन में वृद्धिापमान + 15 एमपीए 400220 केवी 
का 4x bill पुसपीए पानीटी में प्रवर्तन ] 
स . . पानीबाणीकरण बोचना - cav 
1. धागा पीनी) में नजानिों के टर्मिनेशन के लिए धागा - भरतपुर 220 केवी 
220 केवी पुलांनी जानि के सापधागा पीनी) में रो220 केवी जानि 
पेनका पूजधानिधी 
2 . पालीटी के समापन के लिए 40 केवी धीर 220 केवी के साप 40220 केवी 
संबड पे सहित ll केवी सब स्टेशन , पल में 1. 8 15 पुपवीए , 
400220 केवी ट्रांसफार्मर पलभगा । पंडोला सब स्टेशन धारिलीटी 
के प्रतिरूपापन के पार उपलब्ध अतिरिक्त पारिनीटी की स्थापना की 
नाएगी 
3 . कपल सबस्टेशन में 2 220 केवीलानि पेन 

220 केवी 
4. 400/ 220 केवी भीनपल सब स्टेशन पापरमिड) पटरी 220 केवी 220 केवी 

जानिन 
उ. . - 15 उ. . पानी पीकरण बोचना - xxv 
पोइिंटगह - भिवानी 400 केवी डीसी जानि 

केली 
स . . - 11 पाहापालीपनमनमानीटीवीनानि 

अनानीबाबच. . श्रीरापानी - COM 
1 . कोटपट पूलिंग स्टेशन - अविश ll पीडीसी एनटीपलपल ! केवी 
जानि 
2. 400 केवी अषिकेश सब स्टेशन पर ? पेन 

400 केवी 
अ . पा ( धारवारपीपीएनएल ) में 400 केवी ढीली नीकर ( पानी) - 400 केवी 
नीमराना पीनी) लानि के एक सक्टिका पुजवाणिजधी 


2 


. 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


निर्माणाधीन 


पेज 


निर्मापाधीन 


डीली 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पेज 


निर्माणाधीन 


4.वाधारपारपीपीएनएल) - भिवानी ( पीजी) 400 केवी डीसी 400 केवी 
सानि 
5 . पा पारपारपीपीएनएल) में 400 केवी डीली नीकर ( पीनी] - lm केवी 
नीमराना [ पीजी) जाति के एक प्रक्टि का पुलपाणिजधी के लिए । 
केवीपावाधारवीपीएनजी सब स्टेशन पर पेन 
5 .पाधारवारपीपीएनपूज) - भिवानी ( पीजी) ll केवी डीसी 400 केवी 
जानि के लिए 400 केवी पाई धारधारपीपीनएज पर पेन 


निपाधीन 


च . . - 17 परीचापाकवतामा न 

केवीवीपपटेशन का निर्णय 


41 केपी 


तबलीग :- पपला 400 केवी डीसी पुचटीएलएल लानि 
2. पपला -काएरपुर- 0 केवी डीसी एनटीपलपल लानि 
इ . कारटपुट-योझा टोड 400 केवी डीसी एचटीएमएल जानि 


डीसी 
डीसी 


निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 


Nil0 केवी 
400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


4. सोला रोड सब स्टेशन में गुडगांव- मानेनट 400 केवी डीसी[ वंड ) 400 केवी 
जानि का पूजधानिधी 
5 . नीपटाना ( पीनी) - धनीरा ( पुचपीपीएनएल) 400 केवी डीसी 400 केवी 
( एनटीएनएन ] जानि " 


डीसी 


निपाधीन 
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. . 


बोननाविपरब 


पोन्टेनापी) 


कार 


पमान बित 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


निर्माणाधीन 


6. गुडगांव क्षेत्र में काररपुर के 410220 केवी , 2xFilm पुपीए 40220 केवी 
जीपापिन नपरटेशन का निर्माप 
7 . गुड़गांव क्षेत्र में सोना टोट के 400 1220 केवी, 23500 एमपीए 400220 केवी 
जीपापिल नपस्टेशन का निर्माण 
६. पलवल क्षेत्र में पुषजा के 410/220 केवी, 2x500 एमवीए 4101220 केवी 
जीपाणिग्न नपरटेशन का निर्माप 
5 . kill केवी धनोंडा ( पुनपीपीपनपल ) सबस्टेशन में हो केवी 400 केवी 
लानिपेज 
11 . कादरपर, सोना टोड धीर पुपला सब स्टेशन में 8220 केवी जानि 220 केवी 
पंज 
उ . . कधीकरबापानी - COMII 
1. अलीग ( पीजी) में 2. 1500 एमवीए 765400 केवी पालिीटी के 765400 केवी 
साप संघह40 केवी स्तर का निर्माण 
जीन न मारतोर पावक 
रानरूपान [ उत्तरी क्षेत्र 
• धनरन्प - धनराधारपीपीपन ) 400 केवी डीली वंड ) 400 केवी 


निर्माणाधीन 


. . 


. . 1 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


स . . - 19 


डीसी 


निपाधीन 


डीसी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 


टीधारएफ 


. 


. - 24 


- चित्तोडगहन्य )-चितोडगा धारपीपीएन ) 400 केवी टीसी क्वड) 400 केवी 
- चित्तोडगा में 2x1500 एमवीए, 7651400 केवी सब स्टेशन TIF40 केवी 
•षनरन्यू) में 2x1500 एपषीप, Taslil केवी सब स्टेशन TaFH0 केवी 
तीन जनाकारलीरबाबा 
उत्तरी क्षेत्र रानापाना : 
धनरन्पा- बीकानेर( न्यू ) 765 केवी डीसी 

765 केवी 
पीकानेर न्यू ) - पोगा [ पीनी) TGF केवी डीसी 

TOD केवी 
पीकानेयन्पो में 2x1500 एपषीप, 7651400 केवीलप - स्टेशन TIE1400 केवी 


निर्माणाधीन 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निपाधीन 


संघडपतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति पन रिएक्टर धीर सानि रिएक्टर ] 


केपी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


उ. . - 21 


ਸਾ 


निर्माणाधीन 


टिपुष्टर 


निर्माणाधीन 


परिवरिष्टर 
मीटिन पन रिएक्टर : 400 केवी पटोला सब स्टेशन ; 400 केवी 400 केवी 
पालभग सब स्टेशन पक ) 
स्त्रीटिन जानि रिपुष्टर :- दादरी - मंडोला 400 केवी सस्टि - धौर | - 400 केवी 
2 [ पुक 

पारिवतीकपी21वीनीपत 
पटेना 220वीडीवीनानि1ि22पी 
पंचना [ पीनी) बमस्टेशन की साधना 
संपशासिंत क्षेत्र चंडीगार में 2x160 पुपपीए, 220/11 केवी जीवापिस 22065 केवी 
सब स्टेशन का निर्माण 


स . . - 22 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


डीसी निर्माणाधीन 


संपशासित क्षेत्र चंडीगड़ 220 केवी डीसी लानि से 4001220 केवी 220 केवी 
पंचलापीनी) लघरटेशन- 56 किलोमीटर 


उ . . - 28 नारीरीकर पारेपपाका पिनार 


टीधारएफ 


निमित्त 


का मैनपुटी ( पीनी] 400/220 केवी सबस्टेशन में 1-500 एमवीए क्षमता 4007220 केवी 
का संपडपेज के साप पारेपक्षमता का विस्तार 
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3 . i . 


गोचनाविपरम 


पोन्टेन ( ग ) 


मार 


मान मिल 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


स . 


. - 24 


ब ) धारवाटपीपीनान दारा सूचित की गई धापायकता के अनुसार 4001220 केवी 
संपड़ पे धौर [ रो) 220 केवी लान पेज के साप 1.500 एपषीप 
समता दारा लीकट ( पीजी) 430220 केवी सब स्टेशन में दायफॉमशन 
सपना का विस्तार 
उ. . बाजीरापानीxxxmI 
धापिलटीपल के अंतर्गत जोजनीधी में 410220 केवी , Tx105 एमपीए 400220 केवी 
जीपाणित का निर्माण 
40220 केवी जालनीपी सब स्टेशन में 400 केवी धालीगंगा - पटेली 400 केवी 
[ पीनी) [ वर्तमान में 220 केवी पर पाशित) के दोनों अक्टिों का 
पुलवापिलधी 
400 केवी स्तर पर जौलजीवी- पटेली डीसी जानिकी चानिंग 400 केवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्मापाधीन 


निर्माणाधीन 


सीधी गंज में 4ll केवी पटेली [ पीनी) सब स्टेशन तक पटेली में 400 केवी 
धौलीगंगा -पटेली 41 केवी डीसी जानि [220 केवी पर प्रचालित का 
डायवर्जन 
400 केवी जोजनीपी में 400220 केवी सब स्टेशन 125 एमवीएषार 400 केवी 
पसटिएक्टर 
पिपाडागर में 220 केवीधौलीगंगा -पटेली की पूजधापिलधी त्यवरपाके 20 केवी 
डिसकनेक्शन जो पो जोजजीपी 410/220 केवी सब स्टेशन के साप 
जोडती । 
25 पुपपीपवार जानि रिएक्टर जो धौलीगंगा में 220 केवीधौलीगंगा - 220 केवी 
पटेली जाति परपाई. का जौलजीपी सब स्टेशन में पलटिगफ्टर के 
रूप में शिपिंग 
ब. . भीमापानी - पापबहन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


उ . .- 25 


कोटेवर पूनिंग स्टेशन में2 400 केवी जीपापिन पेन 


400 केवी 


निर्माणाधीन 


220 केवी की । पीजी) 410220 केवी सपरटेशन में एक 220 केवीपे 220 केवी 


निर्माणाधीन 


केपी 


निर्माणाधीन 


पा - भिवानी दीली जानि के लिए भिवानी पीनी) 410220 केवी 
सवस्टेशन पर 400 केवी जानि पेन 
चाटना , बिना राचम्मान पन्दा बागोवरपाई 


उ . 


. - 26 


भाडला | पीनी] - पीकानेर पीजी) THF केवी डीसी सानि 


T65 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


भाइला पीनी - भाइला ( धारावीपीएन ) 400 केवी टीमी वेडा तानि 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


माडला ( पीनी) में पूलिंग स्टेशन की पापना ( TIF 4/11 केवी : 3x1500 _ Ti4lu केवी 
पुपपीए400220 केवी : - 500 एपषीण 
भाडला ( पीजी) में पूलिंग स्टेशन की पापना [T651400 केवी : 3x1500 220 केवी 
पुपपीए 10/ 220 केवी : 3:500 पुपवीण 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


T65 केवी भाडला [ पीजी)- बीकानेरापीनी) डीसी जानिके प्रत्येक पंड 765 केवी 
[ प्रत्येक मक्टि ) का 1 -240 एमपीपधार लिंबनेपल जानिरिएक्टर 


रिएक्टर 


निर्मापाधीन 


भाडला पूलिंग स्टेशन में 1-2410 पुपपीधार ( 765 केवी धीर 1x125 _ TG केपी40 केवी 
एपपीधार [ 400 केवी) पन रिपुष्टर 

हामिासोर यमसानोरमा 
पन्याबावरपानिपारेपपपानी 


स. . - 
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बोचनाविपरप 


पोल्टेबपी) 


TETE 


पमान पित 


i. फतेहार में 40 केवी पूजिंग स्टेशन की पापना 


till केवी 


पोजनापड़ 


ii . फतेहार में 400 केवी पूलिंग स्टेशन पर 220 केवीहतर कालावधान 


220 केवी 


पोजनापड़ 


डीसी 


पोजनापड़ 


iii. फार पूलिंग स्टेशन- भाडला ( पीनी] 765 केवी डीसी जानि 400 केवी 
[ 400 केवी पर प्रचालन करने योग्य] 


in . फजेझाड पूलिंग स्टेशन में 2 ll केवी लाईन पेन 


400 केवी 


जानिये 


पोजनापड़ 


सवस्टेशन 


पोननाघड 


५ . 220 केवी स्तर पर 1-500 पुपपीप , 400/220 केवी ट्रांसफार्मर के 400 केवी 
साप संपट्रांसफॉर्मर तपा पल कपलट धौर ट्रांसफॉर्मर वन में 


टिपुष्टर 


पोजनापड 


i. संघाड के साप 400 केवी फाट पलिंग स्टेशन पर 1x125400 केवी 
पुपपीधार पल रिएक्टर । 


लानि 
जानिये 


पोजनापड़ 
पोननापड 


vii. भविपकी 220 केवी [ 12 ] जानिपेज के लिए जगह 

ll केपी 
viii. फतेङ्गा पलिंग स्टेशन में जानि रिएक्टर के नाप भविष्य की 400 400 केवी 
केवी [ ] लानि पेन के लिए जगह 
ix . प्रत्येक सतर पर संपदांसफॉपर के साप मविपकी 200400 केवी 40 केवी 
ट्रांसफॉर्मर( 04) के लिए जगह 
४. संघह पेन के साप भविष्य की 40 केवी पन रिएक्टर [2 ] के लिए 40 केवी 
जगह 


सबस्टेशन 


पोजनापड़ 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


पीकानपसपना 220 केवी 


निर्माणाधीन 


उ . . - 23 रानीरान 

काधिकार 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारफ 


निपिाधीन 


टायपटेली सब स्टेशन में से 100 एमवीए, 220/ 132 केवी धाग्लिीटी को 220 केवी 
हो 200 एमपीए धारिसीटी 220/ 132 केवी पालिीटी से प्रतिपापित 
किया जाना । 
टायपटेली सब स्टेशन में रों में से एक 100 एमपीए, 220/ 132 केवी 220 केवी 
पालिीटी को सितारगंज सब स्टेशन में पापित किया जानाईतपक्षन्प 
को क्षेत्रीयलपेपर की तरह प्रयोग में जानाई। 
पोहाय बमनपी 
. 17220 केवी 
पीरी 
फतेहापार (पीनी] अबस्टेशन में 315 एमवीए , 4007220 केवीधाग्निीटी 4007220 केवी 


. 


. - 24 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


उ . . - . 


. . पासपपासाका पिसार 


गडगांव सबस्टेशन में 500 पुपपीए, 4001220 केवी धाग्रिीटी 


410220 केवी 


टीधारएफ 


निर्मापाधीन 


इसीरपुर सब स्टेशन में 105 एमपीए, 430220 केवी पालीटी 


410220 केपी 


टीधारएफ 


निपाधीन 


ब. . - 1 


स. प्र. जीकरण योजना xx 
सिंगरोसी - लाहाबाद 400 केवी पुलांनी 
प्लाहापार- कानपुर 400 केवी डीली 
च . .- चरण - परिपाटर 
पानेसर, कानपुर, जयपुर पुन तपापल्ली में 125 एमवीएपार पीधार 


400 केवी 
400 केवी 


पुग्मात्री 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उ . 


. - 2 


400 केवी 


टिपफ्टर 


निर्माणाधीन 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


129 


. . 


. 


गौचना विवरण 


पोन्टेनापी) 


कार 


पमान गि 


टीसीधार 


पोजनापड 


उ. . - 2 
उ. . 


टीधारएफ 


योजनापड 


टीधारपफ 


योजनापर 


टीधारपुफ 


योजनापड़ 


xnीपर टीगीपर 

400 केवी 
रानामगारांचीन शिवपालपोमा[ w. m 

बापाचरण - 1) 
जैसलमेट गीगावाट ( रापगड ? 5 गीगावाट, फतेहार के गीगावाट ) , 
जोधपुर । गीगावाटी धीटपीकानेर । गीगावाट ) 
जैसलमेर जिला [ रापगड़ । छेटी के निकट में उपयुक्त रुपान पर 400 केवी 
dilip20 केवी -Fili पुपवीए पूजिंग स्टेशन धापीपी ) की पापना 
जैसलमेर जिला [ फतेहार के निस्ट्री में उपयुक्त स्थान पर T केवी 
T410220 केवी 4 .1500 पुपपी , 5 -500 पुपपीए पूलिंग स्टेशन 
[पापीपी1] की पापना । 
जैसलमेर जिला ( फतेझार के निकट) में उपयुक्त रुपान पर 400 केवी 
THFir220 केवी 4 :15 एमपी , F - Film एमपीए पूलिंग स्टेशन 
[पारपीपी ) की पापना 
जोधपुर निशा ( फलोडी धीर धोनियान के पीच ) में उपयुक्त स्थान पर T केवी 
TIF410220 केवी 2x1500 पुपपीए, 4- 500 पुपपीए पूलिंग स्टेशन 
धारपीपीकीस्पापना 
जोधपुर जिला [ फोडी धीर धोनियान के पीच) में उपयुक्त पान पर 400 केवी 
TIF/ 10220 केवी 2x1500 एमवीए, 4-500 पुपवीए पूलिंग स्टेशन 
(पापीपीकीरूपापना 
पीकानेर जिला [ पुगज धौर कोलायत के पीच) में उपयुक्त स्थान पर 400 केवी 
40220 केवी , iFilm एमपीए पूलिंग स्टेशन [पारंपीपी 4) की 
रूमापना 
सीकर जिला ( नया) के निकट उपयुक्त रुपान पर 765400 केवी , 765 केवी 
2x1500 पुपीए सब स्टेशन की पापना 
सीकर जिला नया) - झटिकारा TF केवीडीपीलानि 

T65 केवी 


टीपारपफ 


योजनाप 


टीधारपुफ 


योजनापड़ 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


टीधारफ 


योजनापड़ 


F 


डीसी 


योजनापड 


सीकर निजा[ नया - सीकर पीनी) 400 केवीदीनी जानि 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड़ 


पार्टी पीपी। [टापगड़ के समीप) - पार्टी पीपी2 [ फतेहार के समीप) 400 केवी 
tin केवी डीसी जानिपपाली टापट पर टिपन पुनटीलापन) 
धार्ग पीपी [फसाए के ननरीक] [ 400 केवी पर धाशित) में TET केवी 
केवी फतेहाट ( टीपीसीपी) - भाडला ( पीनी) डीसी जानि के दोनों 
सक्टिोंका पुजवाणिजयी 
TIF केवी स्तर पर फाड़ पीपीर से माडला बंड की चानिंग 


डीसी 


योजनापड 


- 


योजनापड 


डीसी 


पोजनापड 


डीसी 


योजनापड 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


पोजनापड़ 


धारी पीपी1 [ रापगड़ के ननहरीका - जैसलमेर - [ पारपीपीएन) 400 400 केवी 
केवी डीली जानिए टिपन पुचटीएलपन 
धार्ग पीपी ( फनेमाड़ के ननहरीका -धापीपी षोनियानके समीप) TF केवी 
Ta5 केवी डीसी जानि 
पार्टी पीपी घोनियान के समीप - अजमेरपीनी] 765 केवी डीसी 765 केवी 
जानि 
धार्ग पीपी: [ धोनियान के समीप] - जोधपुर( न्य धारावीपीएन] 400 _ 400 केवी 
केवी डीली सानिलिंपन एचटीएलएम) 
धनपेट - भिवानी 765 केवी डीली लाईन 

TF केवी 
पार्टी पीपी [ पीकानेर के समीप) - सीकर [ 4] ll केवी 2 डीसी 40 केवी 
जानिएपनीटावर पर हिवन पुचटीपूजन 
धारी पीपी4 [ पीकानेर के समीप) 41 केवीपीकानेर पारवीपीएन ) - 400 केवी 
स्त्रीकर ( पीजी) डीसी जानिके एक प्रक्टिका पुजवापिलधी 
सौर परियोजनाधों [ 35 नंबर) केटर कनेक्शन के लिए 220 केवी जाति 


योजनापड़ 


टीसी 
डीसी 


योजनापड 


डीसी 


पोजनापड 


योजनापड़ 
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बोचना /विपरम 


पोन्टेन ( पी ) 


कार 


पमान चिति 


टीपारएफ 


योजनापड़ 


विभिन्न सवस्टेशनों में TIF /40 केवी धीट 400केवी ट्रांसफार्मेशन 
सपना का एकीकटप 
संबड प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति 


टिएक्टर 


योजनापड़ 


400 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड 


टीधारफ 


योजनापड़ 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


टीधारएफ 


पोननापड 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


दानापान में सौर ऊर्जा जोन के लिए पिषित पारेषपयोनना [ . . .] 
मेगावाट ) चिरप -2 ) 
जैसलमेर । गीगावाट वर्षात रापगल 15 गीगावाट, फतेगा -15 
गीगावाट ), जोधपुर। 1 गीगावाट), पाइपेट गीगावाट) बीर पीकानेर 
[ 1 गीगावाट) कोम्प्लेक्स 
जैसलमेर जिज्ञा [ रापगर के समीप उपयुक्त पान पर 
410220 केवी 3 -500 पुपवीए पूलिंग स्टेशन (धारी पीपी ) में 
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का समीकरण 
जैसलमेट निजा ( फनेझार के समीप) उपयुक्त स्थान पर 4101220 केवी 400 केवी 
S 50 एपषीए पूलिंग स्टेशन पार्टीपीपी ) में ट्रांसफॉपशन क्षमता का 
सडीकरण 
जोधपुर जिला [ फोडी धीर धोनियान के पीच उपयुक्त पान पर 400 केवी 
400220 केवी 2-500 गुमवीए पूलिंग स्टेशन [धार्ग पीपी ) में 
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का सूपडीकटप 
पीकानेर जिज्ञा ( पूगल धीर कोलायत के पीच) उपयुक्त स्थान पर 400 केवी 
4007220 केवी 2 - 500 एमवीए पूजिंग स्टेशन [ धारी पीपी4) में 
ट्रांसफाशन क्षमता का राजीकरण 
पाल र जिला उपयुक्त स्थान पर 

76केपी 
TIF/ 4101220 केवी 4x1500 एमपीए , 10 -500 एमवीए पूलिंग स्टेशन 
[ धारी पीपी5] की पापना 
पाड़मेर जिला में उपयुक्त स्थान पर 

400 केवी 
TIF410220 केवी 4x1500 एपपीए , 10-500 पुपपीए पूलिंग स्टेशन 
(पारी पीपी ) की पापना 
भिनपाल [ प] में उपयुक्त पान पर 410220 केवी, 2 - hili पुपपीए 40m 
पूलिंग स्टेशन की रूपापना 
पार्टी पीपी रामगर के समीप) - धार्ग पीपी? ( फतेहार के समीप] 400 केवी 
400 केवी डीसी जानि पुपाली टापट पर तिीय टिपन पुटीपूजना 
धारी पीपी [बाटनिजा के उपयुक्त पान पट] - धारी पीपी: 765 केवी 
( घोनियान के समीप) 765 केवी डीसी जानि 
धारी पीपी [ पाडमेड जिला के उपयुक्त पान पर] - पाडट 400 केवी 
( धारपीपीएन ) 400 केवी डीसी जाति 
धारी पीपी [ पाड मेड जिला के उपयुक्त स्पान पट ) - भिनपाल न्यू 40 केवी 
400 केवी डीसी जानि (हिपन पुचटीएलएस ) 
भिनपाल ( न्या - चित्तोडगड ( पीनी) All केपी डीसी लाईन टिपन 40 केवी 
पुचटीएलएन 
भिनपाल [ प ] - भिनपास 400 केवी डीसी जानि 

400 केवी 


टीधारएफ 


पोजनापड 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड 


डीसी 


पोजनापड 


भाडला - पीकानेर 765 केपी डीसी डिजीया सानि 


THF केवी 


डीसी 


पोजनापड़ 


डीसी 


योजनापड 


धार्ग पीपी: धोग्निंयानांफलोंडी के समीप) - नीकर न्यू ! THE केवी TaF केवी 
टीसी जाति 
सीकरन्पा- मेट3765 केवी डीसी सानि 

76वी 


डीसी 


पोननापड़ 


और परियोजनायों [ F नंघर ) के इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी लाईन 


-- 


योजनापड़ 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


131 


बोचनाविषम 


पोन्टेन ( पी ) 


कार 


पमान निति 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


विभिन्न सब स्टेशनों में 410220 केवी ट्रांसफॉर्पशन सपता का 
समीकरण 
संबंधित प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति 


टिएफ्टर 


पोननापड 


. 


.- 1 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


टीधारपफ 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पानीवशीकरण स. . 
1. जाहांका में न्यू 4001220 केवी सबस्टेशन के साप -500 एमपीए 4101220 केवी 
ट्रासंफॉर्मर तप्पा - एमपीएधार पन रिएक्टर की पापना 
2. जाहांका 400 केवी सब स्टेशन में नेतामंगला - डी 400 केवी 400 केवी 
पुलांनी लानि का पुलधापिलधी 
. .. AII पानी पीकर 
1 .पगिटी - येनाराका 400 केवी डीसी पेड नानि 

400 केवी 
र. .-xvपानीकधीकरण 
1. सलेम ( न्य.] - लोपनकली400 केवी क्वड डीसीलान . 400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


र. . 


डीसी 


निर्माणाधीन 


निपाधीन 


निपाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 


निर्मापाधीन 


पाटीकाटालोनामधिपासप 
पानी [ 1520 बापाबीकानपत्र 
1. उत्पादन 400 केवी पर पापित होनी 

40 केवी 
2 . 1x125 एपीएधार का बन रिएक्टर 

All केपी टिपुष्टर 
इ . पूर्वी तटीय पननीं उत्पादन विचपाई- संघहनके लापपीकाकुलम 400 केवी 

डीसी 
पनिंग स्टेशन 400 केवी डीलीपडलानि 
पीरासायटीमोमायालरीब 
पुनीशरपेट रिपिटेट पीसोचना [ 120 बापा ] ] 
1 . पीकाकुलम क्षेत्र में 2x1500 एमपीए TG5400 केवी ट्रांसफॉर्मर T410 केपी 
सपना के साप 765400 केवी पूलिंग स्टेशन की पापना 
2. जंगल - झारयगडात केवी डीसी जानि 

765 केवी 

डीसी 
3 . पीकालम पूनिंग स्टेशन , जंगल , शालगडा तपा धनियगा TF40 केपी 
Task4 | केवी सब स्टेशनों में संघह केवी तपाTFकेवीपेन 
मिनियमिलिटरी निकालोचनानि 
पटी 
1. सलेम पूलिंग स्टेशन - पगिरी पूनिंग स्टेशन 765 केवी पुलांनी नानि केवी -धोपी -100 प्रांत्री 
पिधात 400 केवी पर वाशित 

केपी 
2. निकोटिन पूनिंग स्टेशन, सलेम पूनिंग स्टेशन, अजेम धीर पवगिटी में ll केवी 
संबडया केवी पेज 
निनावरहिवाबासागीर पविनीत 
पाखोचना विपरीत 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


निर्माणाधीन 


निर्माणाधीन 


निर्माणाधीन 


उ. 


- 7 


निपाधीन 


निर्माणाधीन 


निर्माणाधीन 


1. रों 400 केवी पेन, जो नागापट्टिपप तपासलेप पूलिंग स्टेशन पर 75 केवी-धोपी-400 में 
तपा नागापट्टिपम पूलिंग स्टेशन - सजेम 76 केपीडीसी सानिधरवात केपी 
में 400 केवी पर पाशित) को समाप्त करने के लिए ई. को टेरिफ 
धाधारित पोली प्रक्रियाकेषंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा । 
2 . एक 40 केवी पेज , जो सलेम नपा पगिटी पूलिंग स्टेशन पर नपा 765 केवी-धोपी - 400 पे 
सोप -पगिरी 765 केवी डीसी जानि - [ परवात में 400 केवी पर केवी 
धाशित) को समाप्त करने के लिएईकोटैटिफवाधारित पोली प्रक्रिया 
के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहाई 
3 . सोप- पगिटी 765 केवी पलांनी जाति 

TF केवी -धोपी -4 पुलांनी 
केवी 


निर्माणाधीन 


. .. . 


. . - 


पानी भीकरण 


निर्माणाधीन 
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. . 


बोननाविपरम 


पोन्टेनापी) 


कार 


पमान चिति 


टीधारपफ 


निपापाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1.[ 1] पारंगल, अप्पाप ,[ 5] गूटी,[ 4] कडप्या ,[ 5)पत्तापट, 420 केवी 
[ 5] लोपनकली, तपा (7) निची के प्रत्येक सवस्टेशन में संघड 400 केवी 
पौर 220 केवी पेज के साप 1:50 एमपीए 400/220 केवी ट्रांसफॉर्मर 
का विस्तार 
2 . नरें में 2-315 पुपवीए 220 केवी ट्रांसफार्मरों का 2- Film _4220 केवी 
प्पपीए ट्रांसफॉर्मों के साप प्रतिरूपापन धौर प्रतिरूपापित किए गए 
2315 एमवीए ट्रांसफॉर्मरों का क्षेत्रीय स्त - पों के रूप में सहपयोग 
कटना , न कल-पुर्जी को रटाने के लिए पान का निर्धारण पार में किया 
जाएगा । 
8 . धापायक विनिंग व्यवस्पा का प्रावधान करने वप प्लापाती केवी 
[ पालक्काड पाडावारा उत्तरीजिंटा 400 केवी डीसी जाति के दोनों 
सक्टिों पर पड़ाभारा शोर पर - एपषीणधार जानि रिपुष्टों को 
पिनेपल टिपुष्टों के रूप में परिवर्तित करना । 
4. विजयवाडा 400 केवी लापरटेशन में 2x125 एमवीएधार पनरिएक्टर 400 केवी 

- मानी भीकरण रिधिषी जनितीन 
प्रतिक्रियातीत ) 


रिएक्टर 


निपाधीन 


टिएक्टर 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


. 


टिपुष्टर / पेनिटर निर्माणाधीन 


रिएक्टर । पेमिंटर निर्माणाधीन 


1. इटाचार में 2x125 पुमपीएधार एमएलधार, 1X125 एमवीएधार 400 केवी 
गुपएलली तपा + - 2000 एमपीएधार स्टेटकोप 
2 . अमजपेंटा में 2x125 एमवीएधार पुपएनधार, 1X125 पुपपीधार 400 केवी 
पुपएससीधीर + - 2000 पुपपीएधार स्टेटकोप 
3 . विनी में 2 125 पुपपीवार पुपालघाट, 1X125 पुपपीवार 400 केवी 
पुपपनसी धीर + - 200 एमपीपुषार स्टेटकोप 


टिएक्टर । पेसिंटर निर्मापाधीन 


र . .- 10 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


र. .- + पानी पीकरण 
1 . गूटी, रूपन , अप्पाप ,निप, नेल्लोर ( वर्तमान), नरें न्यू तपा 400 केवी 
नागार्जुनसागर 41220 केवी सबस्टेशन में 1x125 एमपीएधार ll 
केवी पर टिपुष्टट की पापना 
2 . पेसाहांका सब स्टेशन में 2 .63 पुपवीधार पन रिएक्टर की 400 केवी 
रूपापना। 


टिपफ्टर 


निर्माणाधीन 


ਇਧਾਵਾ 


निर्माणाधीन 


टिपफ्टर 


निर्माणाधीन 


इ . नर 400220 केवी सबस्टेशन में एमपीपधार पन टिपुषटर का 400 केवी 
125 एमपीएधार पन रिएक्टर के साप प्रतिरूपापन 
4 . नेल्लोर पूलिंग स्टेशन - गटी 400 केवी क्वड डीसी सानि के प्रत्येक 400 केवी 
शक्टि में नेल्लोर पूलिंग स्टेशन पर 1: 30 एमवीएधार लिंबचेपर सानि 
रिपुष्टटका प्रावधान 
6 . पदरी 400200 केवी सबस्टेशन में 410220 केवी, 1.5in _ 40220 केवी 
पुपपीएषास्टिीटीका प्रावधाना 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


6 . पु .500 पषीप,765400 केवीस्पेयर पालिटी की वीरा 


T651400 केवी 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


र. .- 11 


प - रापार 


केपी निक 


निर्माणाधीन 


1. इटापार पडेपरमा - निनापापा THF केवी डीली लानि 


त केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टीधारणफ 


निर्मापाधीन 


2 . 1x1Film पुपपीए ट्रांसफॉर्मेट के साप निनापाचार T4mm TF केवी 
केवी जीवापिस पूलिंग स्टेशन की पापना। 
3 . निनापापार में कटिंग के साप पर्धा-इटावार महेपरमा 75 765 केवी 
केवी डीसी जानि को समाप्त करने हेतु पहेपरमधीर वर्धाप्नत्येक में 
0765 केवीपेज की स्थापना 


पेज 


निर्माणाधीन 
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गोचनाविपरम 


पोन्टेनापी) 


कार 


पान निमा 


रिएक्टर 


निंपापाधीन 


पेन 


निर्मापाधीन 


4. निनापाचार में पंकटिंग के साप पर्धा-इटावार मईघरम )TF TiF केवी 
केवी डीसी जानि के दोनों अक्टिों के लिए महेश्वरम तपा पर्धा में एक 
240 एपषीणधार विचेचज जानिरिएक्टर की रुपापना। 
5 . पर्धा- इटापार ( महेपरम) TGF केवी डीली लानि की एंकटिंग के TF केवी 
लिए निजापापार में चार 765 केवी पेज 
i . पर्धा- निनापाघार त केपी डीली लानि तपा निनापाचार - TF केवी 
इटापार ( महेनरम) TGF केपी डीसी जाति के दोनों पक्टिों के लिए 
निनापाचार में एक 240 एमपीधारविपन जानिरिएक्टर 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


. .- 12 हराबागम बनना चहा -पटेशन कार्य 


निर्मापाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1 . 2 . 1500 पुपवीए ट्रांसफॉर्मर के साप पड़ेघरमापीनी THFilm _ Tiklin केवी 
केवी जीवापिस सब स्टेशन की पापना 


डीसी 


निर्माणाधीन 


ਇ 


निर्माणाधीन 


र. 


2 . पडेपरम ( पीजी) अपस्टेशन में इरापार-कर्नल 400 केवी एमांनी 400 केवी 
जानि का पूजधापिलधी 
1 . पडेपरम पूजिंग सब स्टेशन में रो 240 गुपषीधार, 765 केवी 765 केवी 

पस रिएक्टर 
. - 18 नेवीzxपापाटनमीमाट सिन लिमिटेड 

टीमामानीवनमा 

पारेषापानी 
4 - 1 नटिपिटरी पिपारेपानी 


पोजनापड 


निर्माणाधीन 


टीधारणफ 


निर्माणाधीन 


टिपुक्टर 


निर्माणाधीन 


1. जेनरेशन विचयाई में Tx117 पुपीए ( एक्ल चटप ), 4302204007220 केवी 
केवीट्रांसफॉर्मर पनपजली केटारा) 
2 . जेनरेशन विनयार्ड में 1.80 गुमधीधार पन रिपुष्टर ( एनपजली 400 केवी 
केदारा) 
1. पुनएनटीपीएल में वर्तमान नेली टीएन - - पांडिचेरी 400 केवी 400 केवी 
पुलस्त्री का पुलधापिलधी 


पुरानी 


निर्माणाधीन 


उ. - 1 - 7 पुटी निगारेगमपानीबाटीका) 


निर्माणाधीन 


1. एनएनटीपीएस रिपचपाई -विलपरसागिंनी] 400 केवी डीसी लानि 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पेज 


निर्माणाधीन 


2. पुनएनटीपीएस रिवनपाई रियाजुर (विजपुरम 400 केवी डीनी ll केवी 
जानि को समाप्त करने के लिए रियाजुराविपरमा में रोजाति फेन 


र . 


.- 14 


निर्मापाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


. . बानिपोयम्पाकारभिसम्रियामा 
केपीकोपबारमार- जीब मीनिक 
1. 2x1500 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के लापवारंगल ( न्यू) में 765400 केवी Ta540 केवी 
सपस्टेशन की रूपापना 
2 . पारंगत ( न्यू ) THE40 केवी सब स्टेशन में 2- 240 एमपीएघार Tan केपी 
पर रिएक्टर 
इ. पटोटा पूल - पारंगल ( न्यू ) 765 केवी डीसी लानि 

765 केवी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 
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बोचनाविपरप 


पोन्टेन ( पी) 


कार 


पमान किन 


4. रोनों एंड में 240 एपषीपुधारविपन जानि रिपुष्टा 


T65 केवी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


5. पारंगल ( प .) - इरापार 765 केवी डीसी जानि 


76 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


6. पारंगल एंट में 240 एमपीपुषार सिंचनपल जानिरिक्टर 


TGF केपी 


ਵਾ 


निर्माणाधीन 


7. पारंगल ( न्यू.] - पारंगत वर्तमान ) 400 केवी[ वंड) डीसी लाना 400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


६ . इटापार - कर्नल THE केवी डीली लानि 
५ . कर्नल पंड में 240 एमवीणधार रिपत्रेपल जानिरिएक्टर । 


TF केवी 
T65 केवी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


10. पारंगल ( न्यू ) - चिजकाटिपेटा TF केवी डीसी सानि 


766 W 


डीसी 


निर्माणाधीन 


11 . दोनों छोटों पर 240 एमवीएधारविनेषन लानिरिएक्टर 


766 # 


टिएक्टर 


निर्माणाधीन 


. .- 15 पंजाबिरी पार पारेपसापानीकाणीकरण 


निर्माणाधीन 


1. मागिटी-| - चिलकानटिपेटाTHE वी डीसी लानि 


TaF केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2. दोनों छोरों पर 40 पपपीएघारपिपल लाईन रिएक्टर । 


THF केवी 


रिएक्टर 


निर्मापाधीन 


. चित्रकारिपेटा - छप्पा 765 केवी डीसी लाईन 


THE केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


4 . रोनों छोटों पर 240 एमपीएधार विनेपन जानि रिपुष्ट । 


THF केपी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


5 . निजकारिपेटा -नखरावपेटा 40 केवी [ पंड) डीसी जाति 


40 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


छाया - मगिरी 400 केवी चंड) डीसी जानि 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


7. दोनों छोरों पर एमपीएधार विनेपाल शानिरिएक्टर ! 


400 केवी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


६ . पीकासम पूलिंग स्टेशन - गरिपिंडी 400 केवी पंड) डीसी 400 केवी 
जानि 


५ . गरिपिंडी में 80 एमवीधारविपन्न जानिरिक्टर । 


400 केवी 


टिएक्टर 


निर्माणाधीन 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


. 


. - 16 


10. 2 - 100 एमवीए ट्रांसफार्मर के साप चिजकाटिपेटा में 765400 Ti410 केवी 
केवी सबस्टेशन की स्थापना 
11 . TH5400 केवी सब स्टेशन में चित्रकारिपेटा में 2- 240 _ TE केपी 
पुपपीधार पन रिएक्टर 
बोना अतिवापरकमररविवासापर 
मिना - सामानामविहार पीच पचपीटीवी 
1. # 800 केवी रायगड ( एचपीडीसी स्टेशन) - पुगानुर ( एनपीडीसी + 00 केवी 

#500 केपी 
स्टेशन ] 5000 मेगावाट के साप पुनपीडीसी पापिोज लिंक 


निर्माणाधीन 


एचपीटीसी 


निर्माणाधीन 
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गोचनाविपरम 


पोन्टेन ( पी ) 


कार 


पमान पित 


0 केवी 


पुचपाडारी 


निपापाधीन 


2. 6000 मेगावाट पुचपीडीसी टर्मिनसों के साप टायगर एचपीडीसी 
स्टेशन धीर गाजर पुनपीडीसी स्टेशन की पापना। 


निर्माणाधीन 


र. .- 17 बोमना : नीयकमररपिगमा 

मिना - सायनांविकिपीच पचपीटीवी 
पानि निक 
1 . पगाजूर पुनपीडीसी स्टेशन - पुगानूर ( वर्तमान) 400 केवी [ पंड) 400 केवी 
डीसी जानि . 
2. पगाजूट एनपीडीसी स्टेशन - घटास्ट केवी [ वंड) डीसी लानि ll केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


. घराबर छोर पर 80 एमवीणधार विनेयजलानि रिएक्टर 


400 केवी 


ਇਧਾਵਾ 


निर्माणाधीन 


नाक्टर 


4. पुगानूर पुनपीडीसी स्टेशन - निरखतम 400 केवी (क्वंडा डीसी लान 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


5 . रोनों छोटों पर : एमपीपुषार खिचेपल जानिरिएफ्टटा 


400 केवी 


टिएक्टर 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


6 . पगाजूर पुनपीडीसी स्टेशन - पुडायारपसायम 400 केवी [ पंड 0 केवी 
डीसी 
7 . पढापारपलायमझोर पर 1. एमवीएधारविघल जानिरिएक्टर 40 केवी 
६ . पटायारपसायम - उदमलपेटा 400 केवीक्विंड) डीसी जानि . 400 केवी 


+ 


टिपुक्टर 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


र . 


. - 1 


निर्माणाधीन 


बोकमा : पटिपीगर बनीवबररविवीत्र 
( खपमनानी - मारा ना विचररर ) पीच 
पचपीटीवीपासोनिक 
1 . पुगानूर धौर नॉर्प निचर" ( केरल) के पीच में पीपुलसी धाधारित 
2000 मेगावाट पुनपीटीसी जिंक की रूपापना । 


20 केवी 


पुनपीटीसी 


निर्माणाधीन 


I 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2. नॉर्ष निचर पुचपीडीसी स्टेशन में नॉर्प - निचर-कोचीन 400 केवी 40 केवी 

क्विंडा डीसी लानि का पुनधानिधी 
स. .- 19 बिरामीमी ) - काबरबोट- कोझिकोड केपी निक 

1. मैंगलोर यूपीसीपल)-कानगोड 40 केवी डीसीक्पंडलानि 400 केवी 


पोननाघड 
पोजनापड 


टीसी 


2 . कासरगोड -कोझिकोड, 400 केवी पेड डीली सानि , 


41 केवी 


डीसी 


पोजनापड़ 


टीधारपुफ 


पोजनापड़ 


8 . कासरगोड में 2. 500 पुमपीए , 400220 केवी जीपाणिग्स सप 410220 केवी 
स्टेशन की रुपापना। 
महेपसाहयIS केपी निबास्टेशनशिप 

नक्टिविटी वानि 
1 पहेपरम पीनी] - पयूष नगर 400 केवी डीसी जानि 

4lil केवी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निपाधीन 


। 


2. निनापाचार -येनारमाशंकटापानी] 400 केवी डीसी लाईन 


ll केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


5 . - 21 


निर्माणाधीन 


. . ग्रीकरण मोचना - AV 
1. 2x1500 पुपपीए ट्रांसफॉर्मर के साप कडप्या में TH5400 केवी 7651400 केवी 
सबस्टेशन की स्थापना 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 
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. i . 


बोननाविपरम 


पोन्टेनस्पी) 


कार 


पमान किन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2 . कुडप्या Taslil केवी सब स्टेशन में 2:241 प्रपतीपधार पन TF केवी 
रिएक्टर 
1. संघह पेन के साप कुडप्पा में कर्नल-तिलवालम 765 केवी डीली का TF केवी 
पुजवाणिजधी 
4 . संघहन के साप कुडप्या -डिंपर 400 केवी ( डीडीसी सानि 400 केवी 
धौरडिंपर कोर पर 30 एपपीधार विनेपाल जानिरिक्टर [हिंपर 
सब स्टेशन को एपीट्रांसको केटारा कार्यान्वित किया जाना 
5. हिं . पर छोर पर पुपषीणधार विचेवल जानिरिएक्टर 

400 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


till केवी 


निपाधीन 


र . 


. - 22 


निर्माणाधीन 


पनगरमिनाकाबाजिरापासवापानी 
बाब 
1. एनपी कुंटा में कुडप्पा -डिंपर 400 केवी । वंड) टीनी सानिका 400 केवी 
पुजधानिधी 
2 . पनपी कंटा पूनिंग स्टेशन में 5 220 केवी सानि पेन 

220 की 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पंज 


निर्माणाधीन 


पनामापाबागंजपपासापानी 


निर्माणाधीन 


नाम 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


1 . चॉप 1.500 पुपपीप, 400/220 केवी ट्रांसफॉर्मर के साप एनपी स्टा 400220 केवी 
स्टेशन में पाटेसपक्षमता का विस्तार 


2. एनपी कुंटा पनिंग स्टेशन में चार 220 केवी लानि पेन 


220 केवी 


पेज 


निर्माणाधीन 


र. .- 24 तीन जची माटोरारीबाब 


निर्माणाधीन 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


2टीसी 


निर्मापाधीन 


. .- 23 


1. तिसनेलपेली पूनिंग स्टेशन में 2- hill एमपीए, li0280 केवी सब 40220 केवी 
स्टेशन की रूपापना 
2 . जिग्नेलवेली पूलिंग स्टेशन- त्तिकोरिन पलिंग स्टेशन 400 केवी 2x400 केवी 
डीसी विंड) जानि 
पुनाजी -मरामि 20 वीडीबी 
1. पुनपुतली - कटाक्ति 220 केवी डीली लानि . [ कटाक्ति में 280 220 केवी 
केवीनेली- पहाट एमालीलानिके पुलवालियों के टाटा 
40 केपीनामिरीजनलसीमाना । 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


.. . - 26 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्मापाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1 . पेमागिटी-|| [ पीनी) में गवाकासिंहाही-|-वेमागिटी- [ एपी ) 400 _ 400 केवी 
केवी डीसी जाति के दोनों सक्टिों का पुलधापिलधी 
2 . विजयवाडा नन्ना) -सिंहाही - गजपाका 40 केपी डीसी जानि 400 केवी 
( सागिरी । ( एपी) में पुलवापिलधो को हटाकर के पुलवालियों को 
नीधा करना , ताकि विनयवाडा नन्ना) - मागिरी-|| 400 केवी डीसी 
जानि पनाया जाए 
1. केपी कोटा -वेगागिटी । ( एपी ) 400 केवी डीली सानि के लिए 400 केवी 
( मागिटी-| [ एपी) में गनुषाकानिहाहीं ।। -विनयवाडा नन्ना ) का के 
पुक पुजवापिलधी डीलीभागका उपयोग 
4. द्वितीय पुलवाईएलधो डीसी भाग ( पेमागिटी ( एपी) में 400 केवी 
गजुषाकासिंहाही ।। - विनयवाडा नन्ना का]] को मागिरी -II [ पीनी] 
तक विस्तार किया जानाई। 
एंटरटेट पारेषा पानी के बाप नसार 
[ 2x1बावाट) निम्नक्रिपिटी। 
1 . निकोटिन पूजिंग स्टेशन में धावाया ये सुधार कार्य के साप 400 केवी 
नक्लप एपीपी तिटनेलपेली 400 केवी पंड डीसी जाति से 


जीसी 


निर्माणाधीन 


. 


.- 27 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 
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गौचना विवरण 


पोटेनाम्पा 


मार 


पान निमा 


त्तिकोरिन पनिंग स्टेशन तक विस्तार 


. 


.- 28 


पोजनापड़ 


सापामा जापानमा बापा ) णि 
पारेपपापानी 


चरण -1 [ 1000 मेगावाट 


टीसी 


पोजनापड 


डीसी 


पोननाघड 


डीसी 


पोजनापड़ 


[ i) दमकट ( पापागाडा) पूलिंग स्टेशन में 400 केवी गूटी - दपकर 400 केवी 
[ वनंतनरलापुरा डीली का पुलधापिलधी 
[ii) दपकर ( पावागाडा] पूलिंग स्टेशन - हिस्पिट 400 केवी डीसी 400 केवी 
दिपकट पाषागाडा) पूलिंग स्टेशन - मैसूर जानि 
[iii) दपकर ( पावागाडा) पूलिंग स्टेशन में 400 केवी पेल्लारी पूल - 40 केवी 
दपकर विनंतन यापूर ) डीली [ पंड) [ रोनों सम्टिा कंपीटीसीपल 
जानि का पूजधानिधी 
[ iv ) दमट ( पापागाडा) में 3- 500 एमवीए, 4001220 केवी पूलिंग 4101220 केवी 
स्टेशन 
[ m] 10/220 केवी दपकर [ पापागाडा) पूलिंग स्टेशन में 40220 केवी 
1 : 125 एमपीएधार पन रिएक्टर 


टीपारपफ 


पोजनापड़ 


टिपुष्टर 


पोननाघड 


Fer 


पोजनापड 


[ M ) सौर परियोजनाके लापतसंबंध के लिए दपकरापावागाडा) पीना 220 केवी 
में 220 केवी पेज ) 
चरण -|| [ 1000 मेगावाट 


[i] टिपुर - मैसूर 400 केवी डीसी लाईन 


4li केवी 


डीसी 


पोजनापड़ 


डीसी 


पोजनापड़ 


टीधारफ 


पोजनापड़ 


पोजनापड़ 


[i] मकर । पाषागाडा) पनिंग स्टेशन- देवनली केपीटीसीएल ) 400 _ 400 केवी 
केवी डीसीक्वंड) 
[ii) दमकट [ पापागाडापूलिंग स्टेशन में 2 -500 एमवीए, klip204007220 केवी 
केवीट्रांसफॉर्मर का विस्तार 
[ in) दपकर ( पापागाडा) पूनिंग स्टेशन में 1x125 एमपीएधार पग्न 40220 केवी 
रिपुष्टर हितीया 
[ 1) दपकर ( वलंतनयापुर) में तृतीय 410220 केवी , 1 x lm 4 20 केपी 
पुपपीपट्रांसफॉर्मर 
( vii) प्रत्येक प्रक्टि के लिए हिरिपुर- मैसूर डीसी के मैसूर लोट पर 1x lm केवी 
80 एपषीवारखिचेपललानिरिएक्टर 
[ i ) सौर पंतपंच के लिए 410220 केवीदपकरापावागाडा) पीपल 220 केवी 
पेंषार 220 केवी जानि पेन 


टीधारएफ 


पोजनापड़ 


रिएक्टर 


पोजनापड 


पेज 


पोननापड 


स. . - 20 सपिषी 


ट्रांसमिशन पासाकापिनार 


पोजनापड़ 


टीधारफ 


1. घटायर में 400280 केपी, 1x5ll एपषीपपालीटी 
2. कटामिडी में 400280 केवी, 1xFill एमपीए पालिीटी 


tilizs0 केवी 
41020 केवी 


पोननापड़ 
पोजनापड़ 


टीधारएफ 


8 . तिटनेलपेली 400280 केवी , 1x500 पुमपीए वालिटी 


400280 केवी 


टीधारएफ 


पोजनापड़ 


4 . पांडिचेटी में 400280 केवी , 1x500 एमपीए वालिटी 


40280 केवी 


टीधारपफ 


पोजनापड़ 


5 . कोझिकोड में 410220 केवी, 1351 गुपपीपवालिटी 


400/220 केवी 


टीधारपफ 


पोजनापड़ 
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. . 


बोचनाविपरप 


पोन्टेन ( पी ) 


TETE 


पमान पित 


पोजनापड़ 


रियलमाननीया . कमरिमिमारिटर 
की मापना 
1 . कुडप्पा में ll केवी, 125 एमपीएधार पल टिपुष्टर 


400 केवी 


टिएक्टर 


पोजनापड़ 


7वी 


टिएक्टर 


पोजनापड 


2. र्नल में 765 केपी, 240 एमपीधार पल रिएक्टर 
3 . नेल्लोर में 765 केवी ,240 एमवीएधार पन रिएक्टर 


TaF केपी 


टिपुक्टर 


पोननापड 


4. टायचूर में 765 केवी , 240 एमपीएधार घन रिएक्टर 


TIF केवी 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


5 . तिटवलम 4765 केवी ,2x240 एमवीएधार पल रिएक्टर 


T65 केवी 


टिपुष्टर 


पोजनापड 


र . 


.- 31 


रविपीनामिरियमविपनानिमिष्टर 


पोजनापड 


ਇਸ 


पोजनापड 


टिएक्टर 


पोजनापड़ 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


टिएक्टर 


पोजनापड 


इटापार शोर पर गनवेल - रापार || जानि से पिपल लान 40 केवी 
टिपुष्टर में 60 पुपवीपुधार सानिरिएक्टर का प्रत्यावर्तन 
रोनों छोटों पर नेल्लोट- निरपेल्लम । धीर ।। जानिने रिवनेपल लानि 400 केवी 
रिपुष्टर में 50 एपषीपार जानिरिएक्टर का प्रत्यावर्तन 
पीपेंटपर छोट पर पीरपट- चित्तूर जाति से शिवनेपाल जाति ll 
रिएक्टर में 60 एमवीधार जानिरिएक्टर का प्रत्यावर्तन 

मालपेट छोर पर उपासपेट - साप || सानि से लिंबनेपल लानि 40 केवी 
टिएफ्टर में एमपीएषार जानिरिएक्टर का तापावर्तन 
पदरी छोर पर पद कटाकिडी लाइन में विनेपन जानि रिपुष्टर में 400 केवी 
is एपषीधार जानिरिएक्टर का प्रत्यावर्तना 
पीपेरंपर छोट पर पीटपट- एलपी चपलानि में विनेपल लानि 400 
रिएक्टर में 50 एमपीपधार जानिरिएक्टर का प्रत्यावर्तन 
कोच्चि कोट पर कोनी -तिरुनेलवेली- चौर || शानिनेरिवनेपल लानि 400 केवी 
रिएक्टर में एपीएषार जानिटिपफ्टरका प्रत्यावर्तना 


ਇਧਾਵਾ 


पोननापड 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


टिपुष्टर 


पोजनापड़ 


टिपुष्टर 


पोजनापड़ 


टिपुक्टर 


पोजनापड़ 


पादा छोट पर पर्दा-निची जानि से लिंबचल जानिटिपुष्टर 1000 केपी 
पुपपीधार जानि रिपुष्टरका प्रत्यावर्तन 
निनी छोर पर विनी- नागापट्टिपमा मेंविपन लानि रिपुष्टर में 50 till केवी 
पुपपीधार जानिरिएक्टर का तापापन 
विनी छोर पर विनी- नागापष्टिणम | से रिपनेपाल जानिरिएक्टर में 400 केवी 
पुसषीणधार जानिरिएक्टर का प्रत्यावर्तन 
लम छोर पर सलेम- होयूट || में रिपनेपन जानि रिएक्टर में 50 _ 400 केवी 
एमपीएषार जानि रिपुष्टर का प्रत्यावर्तन 


ਇਧਾਵਾ 


पोजनापड़ 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


ਇਧਾਵਾ 


पोजनापड़ 


ਵਾ 


पोजनापड़ 


प 


योजनापड 


इटापार छोर पर मालाकारम-इटापार- | [ पुलवानिधी वाट तक 400 केवी 
से खिचेपल जानि टिपषटर 60 पुपपीपुषार जानि टिपुटर का 
पापावर्तन 
गूटी छोर पर ल- गूटी से रिवनेषन जानि रिएक्टर में 50 एमपीएषार 400 केवी 
सानिरिएक्टरका प्रत्यावर्तन 

रमपानीनमियोचना [ 4 . 
बापाचरण - 10 
कर्नल पुलिड [ 4500 पेंगाघाट : 2hill पेगावाट लोट पोर lll 
मेगावाट पवन ), षांन प्रदेश 
नल जिला में उपयुक्त पान पर 76514101220 केवी 3x100 _ T केपी 
पुपपीप, 4.500 पुपपीप पूलिंग स्टेशन की पापना 


पोननापड़ 


टीधारएफ 


योजनापड़ 
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बोचनाविपर 


पोन्टेन ( पी ) 


कार 


पमान निति 


टीधारएफ 


योजनापद्ध 


नल जिला में उपयुक्त स्थान पर T4107220 केवी 3x1Film 40 केवी 
पुपपीए, 500 एमपीए पूलिंग स्टेशन की स्थापना 
कर्नल पीएन - कर्नलपि THE वी डीली लाईन - 100 किलोमीटर त केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


पोजनापड 


. 


योजनापड 


गर्नल पीपल - माहेपरम ( पीनी) THE ऋषी डीली सानि - 250 _ THF केवी 
किलोमीटर 
पवन ऊर्जा परियोजनाधों ( 15 नंबर) के टरकनेक्शन के लिए 220 केवी 220 केवी 
जानिये 
गर्नल पूलिंग स्टेशन में 1.30 एमपीएषार (765 केवी) पौर 1x125 _ 400 केवी 
प्रपतीपधार [ 400 केवी) पर रिएक्टर 
उन्ल पूलिंग स्टेशन - माइपरम ( पीजी) 765 केवी डीसी जानि के 
रोनोंतिम छोटों में 240 पुपपीधार लिंबनेपल जानि टिपफ्टर 
कर्नाटक में पवन क नोन [ 2500 मेगावाट] चिरप- 1] 


रिएक्टर 


पोननाघड 


रिएक्टर 


पोजनापड 


पोजनापड 


कोप्पल इम्यूनिड[ 2500 मेगावाट),कर्नाटक 


योजनापड़ 


टीधारएफ 


योजनापड 


डीसी 


योजनापड़ 


कोप्पल जिला में उपयुक्त स्थान पर 40220 केवी 5-500 एमवीए 400 केवी 
पूजिंग सब स्टेशन की पापना 
कोयन पीपल - मुनिरापार 400 केवीडीसी( एचटीएनएन] जानि -50 _ kill केवी 
किलोमीटर 
कोयल पीपल - नरें । 400 केवी डीसी पुचटीपूजन 400 केवी 
जानि - 125 किलोमीटर 
पवन ऊर्जा परियोजनाधों [ नंबट के इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी 220 केवी 
जानिये 
कोग्यत पूलिंग स्टेशन में 1x125 एमपीए घन रिएक्टर 


डीसी 


योजनापड़ 


2 


2 


योजनापड 


योजनापड़ 


. 


. 4 


नाद अपन उर्जाचीन [10 बापाचरण -1 ) 


योजनापड़ 


कटर उपपूनिड [ 1500 मेगावाट ), तमिलनाद 


योजनापड़ 


S.500 एमपीए, 400280 केवी कटर पूजिंग स्टेशन की पापना 


400 केवी 


टीधारएफ 


पोननाघड 


डीसी 


योजनापड़ 


कदर पूलिंग स्टेशन में गाजर - गाजर पचपीडीसी) 400 केवी डीसी 400 केवी 
( ड) नानि का पुलधापिलधी ( 50 किलोमीटर) 
पवन ऊर्जा परियोजनाओं [ F नंबर) के इंटरकनेक्शन लिए 280 केवी 220 केवी 
जानिये 
कदर पूलिंग स्टेशन में 1x125 पुपपीएधार पारिएक्टर 


योजनापड़ 


टिएक्टर 


योजनापड 


पिनापन उर्जाचीन [ 1 


बापाट] [ चरम -2 ] 


योजनापड 


[ का तिउनेसपेसी भनिड[ 500 गावाट), तमिलनाद 


योजनापड़ 


टीधारपुफ 


योजनापड 


तिटनेलपेली पूल में 400280 केवी, 2-500 पुमपीए पालिीटी के साप 400 केवी 
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमताका यीकरण 
पवन ऊर्जा परियोजनाधों [ 2 नंघट] के टरकनेक्शन के लिए 220 केवी 220 केवी 
जानिये जीवापिस 
( ब) कलर इम्यूनिड [ 1000 मेगावाट), तमिलनाडू 


2 


योजनापड़ 


योजनापड़ 


140 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


बोचनाविपरप 


पोन्टेन ( पी) 


कार 


पापान वित 


टीपारएफ 


योजनापड़ 


-- 


-- 


योजनापद्ध 


योजनापड़ 


टीधारएफ 


योजनापड 


टीधारएफ 


योजनापड 


कलर पूलिंग स्टेशन में 41020 केवी , 2 : 00 एपीए ( चतुर्ष धीर 400 केवी 
पंचमी पाहिलीटीके लापट्रांसफॉमिशन क्षमताका बीकटप 
पवन ऊर्जा परियोजनाओं[ नंबर) के इंटरकनेक्शन के लिए 280 केवी 220 केवी 
जानिये 
धांन्न प्रदेश में सौर धीर पवन ऊ जोन के लिए मिषित योजना [ sbull 
पेगावाट] चिरप - 2 ) 
धनंतपुर धीर कर्नल जिला के पीच उपयुक्त स्लीपापी रुपान पर 765 केवी 
TIF410220 केवी 3x1500 एमपीए , 7: 500 एमवीए पूलिंग स्टेशन 
की पापना 
धनंतपुर धौर नल जिजा के पीच उपयुक्त स्लीपापी रुवान पर 400 केवी 
Ta54007220 केवी 3x1500 एमपीए, 1: 500 एमपीए पूलिंग स्टेशन 
कीपापना 
धनंतपुर पूलिंग स्टेशन में नल पीपल - नल [ 4] THE केवी डीली TF केवी 
सानिका पुजवाणिजधी – 100 किलोमीटर 
धनंतपुर पील- पापागडा [ पीनी] 400 केवी डीसी जानि 4m 
( एचटीएनएन] - 100 किलोमीटर 
पवन ऊर्जा परियोजनाधों ( 12 नंबर ) के इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी 220 केवी 
जानिये 
धनंतपुर पनिंग स्टेशन में 1. 850 एमपीएधार (765 केवी) धौर 1x125 
एमपीपधार[ 400 केवी) पन रिएक्टर 
म्नारगर ना बोन ( बापाटा चरम-2] 


डीसी 


योजनापड 


डीसी 


योजनापड़ 


योजनापड़ 


टिपुष्टर 


योजनापड 


योजनापड 


[ क गड़ग पनिट [ 2500 मेगावाट 


योजनापड़ 


टीधारएफ 


पोजनापड 


डीसी 


योजनापड़ 


401220 केवी 5: Fill पुपपीए गडग पूलिंग स्टेशन की स्थापना [Tell केपी 
केवी तक धपोड करने के प्रावधान के साप ) 
गडग पीपल - कोयन पीपल केपी डीसी लानि पुचटीएनएन ) - All केवी 
50 किलोमीटर 
गदग पूलिंग स्टेशन पर पार पसंतनालापुरा) - नरेंन्पू TG5 केवी T केपी 
डीसी जानि [ 400 केवी पर वाशित) 
सोर परियोजनाधों [ 08 नंबर के टरकनेक्शन के लिए 220 केवी जानि 220 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


- 


पोननाघड 


2 


गडग पूलिंग स्टेशन में 1x125 एमवीधार [ 400 केवी) पर रिएक्टर 


टिपुष्टर 


योजनापड 


ब) पिस्ट पनिड 2500 पेंगाघाटा 


योजनापड़ 


4101220 केवी 5 -500 एमपीएचिरट पूलिंग स्टेशन की पापना 


400 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड 


डीसी 


योजनापड 


विटर पलिंग स्टेशन - निनामहीन [ पीनी] All केपी डीसी लानि ll केवी 
( पुनटीपूजन -150 किलोमीटर 


डीसी 


योजनापड 


पिटर पूलिंग स्टेशन - गुलबर्गा कंपीटीसीएल) 400 केवी डीली लानि 40 केपी 
[ पनटीपलपल - 100 किलोमीटर 


पौर परियोजना [ नंबर केटरकनेक्शन के लिए 220 केवी जानिये 


220 केवी 


योजनापड़ 


योजनाबद्ध 


गडग पीपल में 1x125 एमवीएधार[ 400 केवी) पन रिएक्टर 
पचिपी परिलीडियातीवरी 


. 


. - 1 
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गौचना विवरण 


पोन्टेन ( पी ) 


कार 


पमान गि 


रिएक्टर किपेलिंटर निर्मापाधीन 


1. धीरंगापार में 2 - 125 प्रपत्रीपधार पपपलधार, 1X125 पपषीणधार 40 केवी 
पुपपुलली धीर + - 300 पुपवीणधार स्टेटकोप 


टिएक्टर । पेनिटर निर्माणाधीन 


2 . ग्वालियर में 2x125 एमपीएधार एपपलधार, 1X125 एमपीपुधार 400 केवी 
पुपपुसती धीर + - 200 पुसपीएषार स्टेटकोप 


टिपफ्टर । पग्लिटर निर्माणाधीन 


इ. सतना में 2x125 पुपपीपुषार एपण्यधार, 1X125 एमपीएषार 400 केवी 
एमएलसी धीर + - 300 पुपपीपधार स्टेटकोप 


0 केवी 


रिएक्टर । पेलिंटर निर्माणाधीन 


4. सोलापुर में 2 - 125 एमवीपधार पुपपुलधार , 1X125 एमपीपधार 
पुपएलसी धीर ++- 300 एपषीणधार स्टेटकोप 
कापीपीपमानास्प ष्टीमावाकिडीव 


प . 


. - 2 


1 . काटापार एनपीपी-नवसारी 400 केवी डीसी जानि 


400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


प . 


2.काटापार एनपीपी-वापी - 10केवी डीसी लानि 
. - . बाबामा पीपावन [ . . 

बीकरण 


डीनी 


निर्माणाधीन 


1. पर्धा- धीरंगापार 400 केवी ( ड ) डीसी [ 1200 केवी पर पार 400 केवी 
पेंषपमेंट करने के प्लावधान के साथ ) 


प . .. टीजी 


- रोट पापरनिविटेड [ 12वापाट) 


1 . डीनपिनटीपीएन -वडोदरा 400 केवी डीनी टिपन पूना 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


- 


2. नवनारी- मेग्नटान 220 केवी डीली लानि 


2 


till केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


प . . . 


नारापाटीपीविटीज- II [ ZXAIN ) वापार 


410 केवी 


1. पौरा | - पेज 1 केवी डीसी[ पंड) 
2. पेतुन में 410220 केवी , 23315 एमवीए सब स्टेशन 


डीसी 
टीधारएफ 


निर्माणाधीन 
निपाधीन 


410220 केवी 


प . 


. 


पंरनाविनियनितीन पारेपपयोचना 
पंरनाविन लिमिटेड [4x185 मेगावाट ] 
पंदना विश्वत - धनियगा पूजिंग स्टेशन 400 केपी डीसी जानि 


41 केपी 


डीसी 


निपाधीन 


. .- 7 


कोरयनदीक यमोसा . नार के नचारीक रामबा 
कॉम्पाकीसचंचमार रममा 
उतारनपारखीचना नियमपटीपाब 
धौरंगापार [ पीजी) - पोग्निर । वारपर 400 केवी डीसी [ पंड) जानि . 40 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कोटयनीमयमा . नारनवरीकराचया 
कपोलकनीमचगंगाधरम् एमाला 
उतारनपारखीचना निमपटीशबाब - . . 
1. वॉरंगापार पीनी)- पाइये। पीनी] 765 केवी टोलीलानि 765 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 
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बोचनाविपरप 


पोन्टेन ( पी ) 


कार 


पमान चिनि 


) 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2 . पागरेपीजी) - पसाएपपाटीसीएल ) 400 केवी डीसी 
सानि . 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


- - 


पुचपीटीसी 


निर्मापाधीन 


प . 


. . 10 


3. Till केपी , 2x1500 पुपपीए पाडये ( पीजी) सब स्टेशन TF40 केवी 
नीधानि सपरटेशन की पापना ] 
कोटयनीयमम्मा नार के नचरीक रावया 
कामाकनीमचंचगंगापारम्एमा 
उनानपाखोचनानिपटांबाब -I 
1. टर्मिनल को 6000 मेगावाट तक अपमेड करने के प्रावधान के साप + 00 केवी 
चंपा पूलिंग स्टेशन धार इस्पापा कुरक्षेत्र के नजदीक 30 पेगावाट, 
*800 केवी पुनपीटीसी पाईपोज टर्मिनल की स्पापना । 
पुनटीपीसपासमायटीपणापाट] बाब 
पहबासापानी [ बाब 
1 . गाडरवारा- पोटा पूल 765 केवी डीसी जाति 

765 केवी 
2. पटोरा पूल में वर्धा- पी न्यू 400 केवी डीसी जाति के दोनों 0 केवी 
सक्टिों का पुजवाणिजधी 
इ . पटोरा सब स्टेशन में 2x1500 पुपपीए, 765400 केवी सानि की 765400 केवी 
रूपापना । 
TIF40 केवी, 2x1500 एमवीए पटोटा पूजिंग स्टेशन पर 1x30 _ 765 केवी 
प्पपीपधार,T15 केवी पल टिपुष्टर 
T65 केवीगाडरवारा एनटीपीपल विनयाई पर 1x350 एमपीपधार, 75 केवी 
T65 केवी पल टिपुष्टर 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टीसी 


निपाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टिएफ्टर 


निर्माणाधीन 


रिपुष्टर 


निर्माणाधीन 


टिपुक्टर 


निर्माणाधीन 


टिपुष्टर 


निर्माणाधीन 


डीसी 


डीसी 


गाडरवारा एनटीपीएल - पोटा पनिंग स्टेशन 765 केवी डीनीलानि 765 केवी 
रोनों छोर पर धौर रोनों जानि गाडरवारा शोर पर खिचेपल पौर 
पटोटालोर पर फिकरड) के लिए133 ॥ पुपपीधार जानिरिएक्टर 
रोनों जानिों के लिए पटोटा में पटोटा पूल - पती [ पीनी) 400 केवी 400 केवी 
डीसी पेड जानि के लिए 1X30 पुपपीएषार खिचेपल जानि 

रिएक्टर 
प . . - 11 जनरी सामाग्रटीबापा ) बाप 

बहपावापानीपा - प. प्र . का पानी - 11 ) 
1 . पटोरा पूल - पी 765 केवी डीसी जानि 

765 केवी 
2. पती - सोलापुरात केवी टीनी लाईन 

766 
4. पीं ( न्या में 2 - 1500 पुमपीए, TIE1400 केवी सब स्टेशन की TIEk400 केवी 
स्पापना। 
TaF1400 केवी, 2x1500 एमवीए पी न्यू सब स्टेशन पर 1X330 _ THF केवी 
पुपपीधार, 765 केवी पन रिएक्टर 
दोनों जानिपटोरा छोर पर रिपनेपन धीर पनी न्यू लोट पर फिक्ड) TGF केवी 
के लिए दोनों छोट पट पोटा पूलिंग स्टेशन - पी न्यू 765 केवी । 

डीसी जाति के लिएIX380 गुपपीएषार सानिरिक्टर 
प. .- 12 योगासमटी2 
: बामा पारेवापानी - बायक 

1. सोलापुर पलटीपीपी - सोलापूर ( पीनी ] 400 केवी नितीय डीली 400 केवी 

[ पंड). 
. .- 18 बायटीपबामायापहासापानी 


निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 


टीधारफ 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


ਬਾਵਾ 


निपाधीन 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


जारा एनटीपीपल- - चंपा पूलिंग स्टेशन 400 केवी डीनी ( क्वंड) 400 केवी 

लानि . 
प . .- 14 . . रसारमावापानीबजीकरण बाबा 
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. . 


बोवनाविपरम 


पोन्टेनापी) 


कार 


पमान बित 


1. उर्स में 2x1ill पुपपीएTiril केवी स्टेशन की पापना 


Trill केपी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


2 : पलानी 


निर्माणाधीन 


2 . उर्स में सतना - ग्वालियर 765 केवी सानि के एक प्रक्टि का 765 केवी 

जधापिलधी 
3. पतीग में 2x1500 एमवीए7651400 केवी स्टेशन की पापना TH51400 केवी 
क . पलीग में धागटा - सा केवी सानिका पुलधापिलधीत केवी 


टीधारएफ 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


३ 


डीसी 


4 . जपतपुर पनिंग स्टेशन - LTF केपी डीसी जाति 


THF केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


बीसी 


निर्माणाधीन 


6. पतीगा सब स्टेशन में कानपुर- मटिकारा TF केवी परात्री 765 केवी 
जानिका एजधानिधी 
6 . उर्स - धींगड़ 765 केवी डीसी जानि 

TF केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


7. धो -उर्स ( यूपीपीसीएल ) 400 केवी डीली क्पंड - 2040 केवी 
किलोमीटर 
जीनामेनोरनीटीपावरा 


प . 


. 15 


1. भून पूल - पनालकांशात केवी डीसी। 


TGF केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


THE केपी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2. पनालकांश - चित्तोडगड 765 केवी डीली। 
इ. बनासकांश - अंबारी 400 केवी टोली 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


4 . चित्तोडगलान्या - धनमेट ( न्यू ) TGF केवी डीसीलाना 


T65 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


5 . भून पूल में THF410220 केवी (765400 केवी - 100 एमपीए TF40 केवी 
६. 400/220 केवी- 2 -500 पुपपी सब स्टेशन की पापना । 


टीधारएफ 


निपाधीन 


i . पनासकांग में प्रत्येक Ti410220 केवी [ THENill केवी - TaFilm केवी 
2 : 1Film पुपवीए . 400/220 केवी- 2 -Fill पुपवी सब स्टेशन की 
रूपापना। 


प . 


. 15 


बनीलीटर. नालालोमा 

पानी वीरमा 
1. ग्वालियर- मरना 40 केवी डीसी जानिा 
2 . मुटेना2-315 एमवीए, 4007220 केवी सब स्टेशन की सपना। 


400 केवी 


डीसी 
टीधारएफ 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


410220 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


पुसायी 


निर्माणाधीन 


इ. विंध्याचल-IVE. V पुनटीपीपी - विंध्याचल पूलिंग स्टेशन 400 केवी 40 केवी 
डीसी [ वंड) " सानिा 
4. सायन यूएपपीपी - विंध्याचल पूलिंग स्टेशन ? " TF केवी पासी 75 केवी 
सानिा 
5 . पुपे धीरंगापार - पट 765 केवी डीसीलानिके एक सक्टिका 
पुलधापिलधी। 
6. रायगडकोटा] - चंपा पूल 765 केवी पुग्लासी जातिा 766 # 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पुग्नांनी 


निर्माणाधीन 


पा पूल - धरमजयगड 765 केवी । पानी लाना 


TaF केवी 


पुलांनी 


निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


4li220 केवी , 2: 31 एमपीए पटना सब स्टेशन में 1 X 12 _ 400 केवी 
पुपपीएधार पर रिएक्टर 
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3 . i . 


बोननाविपरम 


पोन्टेन ( ग ) 


TETE 


मार 


मान मिली 


F 


प . 7 . 17 


छत्तीनगर पापिीपीपल के लिएषांतरित प्रपासीबसीकरपा 


1. रायपुर पूल - राजनांदगांव | केवीडीसी लाना 


THF केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


2. पितानपुर पूल - टाजनांदगांव 71 केवी डीसीजाना 


TO केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


राजनांदगांव - पटोरा पूल 76 केवी डीसीजाना 


TF केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 
रिएक्टर 


निर्माणाधीन 
पोजनापड 


4. राजनांदगांव में 765 केवी सब स्टेशन की स्थापना। 

T65 केवी 
Ta5 केवी पुना सब स्टेशन , राजनांदगांव विचिंग स्टेशन में 1X330 _ 765 केवी 
गुपवीधार,765 केवी पन रिएक्टरा 
टाजनांदगांव छोट पर राजनांदगांव - पोरा पलिंग स्टेशन TGF केवी T6 केवी 
डीसी दोनों साप्नों के लिए 1 X 380 एपीएषार सिंचनेपाल जाति 
टिपुष्टा 
पारेनषापानीबाप विमान 


टिएक्टर 


पोजनापड 


प . 


. 


निर्माणाधीन 


पंत 


निर्माणाधीन 


1. विंध्याचल पूलिंग स्टेशन ६. नवलपुर पूनिंग स्टेशन में ? [ ] TaF _ T65 केवी 
केवी पेसा 
2 . पिंमाचल पीपल - नपजपुर पीएम 765 केवी डीसी के दोनों छोरों TiF केवी 
में दोनों सस्टिों पर 50 धोम पुननीधार के साप 1X350 एमपीपधार, 
TaF केवी जानिरिपुष्टर । 


ਇਧਾਵਾ 


निर्मापाधीन 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निपाधीन 


S . 1x1500 पुपवीप, TG5400 केवी धारिलीटी विंध्याचल पूजिंग T65400 केवी 
स्टेशना 
4. विंध्याचल पूलिंग स्टेशन - जपलपुर पूलिंग स्टेशन TF केवी डीसी TGF केवी 
जानिा 
कर्नाटक पाघर कोपरिशन लि . केपीलीपुल - 150 मेगावाट) के लिए 
समर्पित पारेपपजातिा 
केपीसीएल - चंपा पूलिंग स्टेशन 400 केवी डीसी। 

40 केवी 


प . . 


डीसी 


निर्माणाधीन 


प . 


. 20 


पारेपप्तपाती के नाप बरगीन टीपीपी [ एनटीपीसी नि .] [ 1520 
मेगावाट) । 
1. बरगीनटीपीपी - खंडवा पूल 40 केवी डीसी उच्च क्षमता । 


400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


2. हीर- रांडवा पूल 765 केपी डीसी 


TF केवी 


डीसी 


निपाधीन 


३. धुने - खंडवा पूल TOF वीडीपी। 


T65 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


प . . 21 


पुचपीडीसी 


निर्माणाधीन 


प . . - उ. . पारेप कोटीडोर में पासप तपासी साडीकटपा 
1 . चंपा पूलिंग स्टेशन कुरक्षेत्र ( पुनधार) के पीच + ll केवी , 30mil + केपी 
पेगावाट पुचपीडीसीपापिोज टर्मिनलकी क्षमताका 6000 मेगावाट तक 
षपडेशना 
2 . कुरक्षेत्र- जीर 400 केवी डीसी वंडा 

400 केवी 
पारेनषापानीबाबरीषा निब स्टेशना 
1. टीपा में 410220 केवी , S.500 एमपीए पूलिंग स्टेशन की पापना। 40220 केवी 
2 . टीपा पीपल में विंध्याचल - जपलपुर । केवी ? " डीसी सानिका 400 केवी 
पुलवालियो। 


डीसी 


निर्माणाधीन 


प . . 2 


टीपारएफ 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
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3 . i . 


पोचनाविपर 


पोन्टेन ( पी) 


मार 


पमान निति 


40 केपी 
220 केवी 


रिएक्टर 
पेन 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


प . . 28 


इ . टींचा पीएल में 1x125 एमपीएधार पधारा 
4 . रीवा पीपल में । [ छड़ा 220 केवीपमा 
गनिमीत्रापानी पीकरण - ४ 
1 . 400 केवी वापी -काला - बदस डीली। 
2 . नवी मुंबई में 40 केवी सोनीयंड - सापालान का पुजवालियो। 


4 केपी 


टीसी 
पलासी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


केवी 


टीधारणफ 


निपाधीन 


3 . नवी मुंबई में 40220 केवी, 2:315 एमपीए न्यू सब स्टेशन 40220 केवी 
( जीपाणिन) की पापना। 


प . 


. 24 


पा - इरापार 


केवी लिंका 


डीसी 


निपाधीन 


प . क्षे . 25 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


[ क] TGF केवी डीसीवर्धा- निनासापार- रापार जाना 

TF केवी 
पनिमीत्रापानीबधीकरणमोचनाxv 
[काहीर ( पीनी] T65400 केवी सब स्टेशन में कहा 220 केवी घेन 400220 केवी 
के साप - 500 पुपपीए, 4101220 केवीट्रांसफार्मर 
[ b] स्टारसी । पीनी) 4007220 केवी सब स्टेशन में [ ) 220 केवी पेन 400220 केवी 
के साप 1 -5 पुपवीए, 400 केवीट्रांसफार्मर 
पासवापानीकरणाबाबपीपी - बाब 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


प . 1 . 26 


( क) महा यूएमपीपी - भुन पूल 400 केवी टीनी लाईन (ट्रिपल स्नोबई ) 400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


. . श पारेवापानीपबाबासापीपी - बाब 


डीसी 


निर्माणाधीन 


[ को भनाऊ में महा पुष्पपीपी -लिप्पडी वीडीसी ट्रिपल स्नोपर्डी केवी 
जानिके दोनों अक्टिों का पुजवालियो । 
पछिपी जपानी भीमरण - 11 


प . से . 28 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


पेन 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्मापाधीन 


पंस 


निपाधीन 


[ +] 4 [ चा ] 220 केवी पेस के प्रावधान सहित पती पीनी) विनिंग 400220 केवी 
स्टेशन में संघड़ पेन के साप 2 - Fill पुपपीए , 40020 केवी धारिसीटी 
की पापना । 
( ब ) पपूला कोजपा ) 4007220 केवी सब स्टेशन में 2 [ 7] 220 केवी 220 केवी 
पसका प्रावधाना 
( ग ) 2 [ रो) 220 केवी पेन के प्लापवान सहित सतना पीनी) सब स्टेशन 40220 केवी 
में संघड पेन Fill एपषीप, 40220 केवी [ Srd ] धारिसीटी की 
रूपापना । 
[ ] 76540 केवी होरपीनी] सब स्टेशन में [ ] 400 केवी पेस 40 केवी 
का प्रावधाना 
अधिगीवापानी भीकरण - 17 
1. पुपे जीवाणिग्न सब स्टेशन छोर पर 1-240 एपषीधार लिंचचेवल 400 केवी 
सानि रिएक्टर का प्रावधान पे जीवाईपल धीरंगाबाद ( पीजी) - 
पडपे । पीजी) 765 केवी डीसी जानि के एक सक्टि के पुजधानियों के 
पार निर्मित धौरंगापार ( पीनी) - पुणे जीवाणिग्न 5 केवी एलांनी 
सानि के जिण . 
2. निम्नलिखित फिक्रड जानिरिएफ्टों को खिचेपल जानिरिक्टों 400 केवी 
पस रिएक्टरों के रूप में परिवर्तित करना। 


प . . 24 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


टिएफ्टर 
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. i . 


बोननाविपरम 


पोन्टेन ( पी ) 


कार 


पमान किन 


निपापाधीन 


क . धीरंगापार पीनी ] - धीरंगापार | [ वन) 400 केवी डीसी क्वड ) 400 केवी 
जानि : धीरंगापार | [ पलुन) में 420 केवी पुपपीपार फिर सानि 
रिएक्टर को रिचपन सानि टिएक्टर के रूप में परिवर्तित किया जाना 


ਸਾਧੂ 


निर्माणाधीन 


ब . स्टारली - हीर ( पपपीपीटीसीएल ) 400 केवी पुलांनी जानि : 40 केवी 
प्रत्येक जानके दोनों छोटों पर 420 केवी । एमपीएषार फिक्स्ड जानि 
रिएक्टर को रिपनेपन जानि रिएक्टर के रूप में परिवर्तित किया जाना 


1 


. 


निर्माणाधीन 


ग . पीना पीनी) - सुजालपुर 41 केवी डीसी सानि : 420 केवी 04lil केवी 
एमपीपधार फिक्स्ड लानि रिएक्टर को सुजानपुर छोर पर विवेचन 
जानि रिएक्टर के रूप में परिवर्तित किया जाना पीना [ पीजी छोर 
पट पापित किया गया 420 केवी एमपीएषार जानिरिएक्टर पों 
से ही विपन 
प . महापती सब स्टेशन 1. hs पुसपीएधार पल रिपुष्टर : महापती - 40 केवी 
धारीवाल 400 केवी पयासी सानि के महापती छोर पर 420 केवी 
एपषीषार फिर सानिरिक्टर को महापती में पन रिएक्टर के रूप 
में परिवर्तित किया जानाई। पननीघाट , परि कोदि. को इटाया जाना 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


|| 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


इ . पापरमिट के निम्नलिखित सब स्टेशनों में संघहपेन के लापवालिटी 
की पापना : 
क. यंदवा 4001220 केवी सब स्टेशन : 1:-500 एमवीए, प्रेस के साप 410220 केवी 
40301220 केवी वालिटी। 
ब. पोनर 40220 केवी सब स्टेशन : 1- 500 एमपीए, 400220 केवी li220 केवी 

पास्सिीटी। 
ग . काला 400/220 केवी सब स्टेशन: 1-500 एमवीए, 4007220 केवी 4007220 

वालिटी। 
प. शाम 40220 केवी सब स्टेशन : 1-500 एमपीए, 410220 केवी 40220 केवी 
उपासिीटी । 
पभितीपाती वीकरण - 11 


टीपारएफ 


निर्मापाधीन 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


प . ते . 


रिपजिट 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


1.वाघायक विचिंग व्यवस्था के साप निम्नलिखित सब स्टेशनों को 
विभाजित कटना: 
क. धनियगड पूल 765 केवी पता 

TF केवी 
ब.. रायगड पूल ( कोटरा] 400 केवी 8.765 केवी पना 

765 धौर 400 
ग . चंपा पूल 400 केवी 6. 765 केवी पग्ला 

76 धीट-400 
2 . रिएक्टरों की स्थापना : 
क. धनियगा पूल के 400 केवी पस भाग-क में 1X125 एपषीधार बन 40 केवी 
रिएक्टरा 
ब . टायगर पूल [ कोटा] के 400 केवी पन भाग -क में 1X125 400 केवी 
एमपीधार पन रिएक्टर 
ग. टायगड पूल ( कोटा) के TF केवी पन भाग- क में 1240 _ T केवी 
पुसवीधार पल टिपुष्टा 
प. चंपा पूल के 765 केवी पग्न भाग-+ 1240 एमपीएधार पर 765 केवी 
ਇਧਾਵਾ 
द. वनिमगर पूल के THF केवी पन भाग- 1X30 एपषीधार पन त केवी 
ਇਧਾਵਾ 
राजानेवानामपिसाबागी 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


टिपुक्टर 


निर्माणाधीन 


ਬਾਵਾ 


निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्माणाधीन 


प . 


. 


1 


पनायकांश [ राधानेशला) पूलिंग स्टेशन - पनासकांश केवी डीसी 400 केवी 


टोली 


डीसी 


पोजनापड 
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पोनापिपरप 


पोन्टेनापी) 


कार 


पमान बित 


जानिा 
बोवा मेसिपी 


प . 


. 2 


प्रयास्त्री 


पोजनापड़ 


[ जेन्डेम में नरें पौना) -नान्य 400 केवी डीसी कपडलानि के 400 केवी 
एक सक्टि का पुलधापिलधी। 
[ii) जेन्टेम - पपूला 40केवी डीली[ क्वंड) लाता 

400 केवी 


डीसी 


पोजनापड 


[iii) जेन्टेप में 2 -500 एपषीण, 410220 केवी सब स्टेशन की पापना। 4220 केवी 


टीधारएफ 


पोजनापड 


प्रेस 


पोजनापड़ 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


[ iv ) पपूसा सब स्टेशन में till केवी जानि पेल जेडेम - पपूला 400 केवी 
400 केवी डीसीक्वंट) जानिके लिए । 
[ ४] 1.30 एमपीएधार विचेचज सानि रिएक्टर के साप-याप नर0 केवी 
( न्यू सब स्टेशन जेन्टम में नरें पौना) - नरेंडन्म 400 केवी डीली 
पेट जाति के एक सक्टि के पुजवाणिजधी के पार निर्मितनन् 
जेण्डम 400 केवी ( पेड ) जानि में 500 पोप पननीषार धौर इसके 
सहायक उपकरपा 
पनीयम्सनारसनोटिसरवित 
करने के लिए उपाया 


प . 


. 


. 


टीसी 


निर्माणाधीन 


[i) धर्मजयगा पूल भाग- - टायगा | तपना ] पूल TF केवी डीसी 765 केवी 
साना 
[ i) धर्मनगगर पूल के भाग- 2 [ ] TEF केवी लानि पेला TaF केवी 


पेस 


निर्माणाधीन 


[ili) रायगह तमनार) पूल में ? [ TF केवी जानि पेला 


76 केपी 


निर्माणाधीन 


. . 4 पनीरxमाट) निम्नक्टिविटी 


पोरा पीपल - पुजवीटीपीएन 765 केवी डीसी। 


76वी 


डीसी 


पोजनापड 


प . मे . 


निर्माणाधीन 


पापर्यापटीशीबालाटीनपान 
प . . xvनिए पासवापानीका बाबा 


निर्माणाधीन 


निपाधीन 


प . 


. . 


( क ) पावटमिंड के TG5400 केवी सोलापुर सब-स्टेशन में 2 [ PTF TGF केवी 
केपी जानि पेस पी न्यू ( टीपीसीपी) - सोलापुर । पीनी] THF केपी 
डीसी के लिए । 
[ ब ) पापरमिट के पाहा 400 केवी पी पीनी) विनिंग स्टेशन में ? 400 केवी 
[ ] 400 केवी लानि पेन पनी न्यू [टीपीसीपी) - पत्तीं । पीनी] 41m 
केपी डीसी पेड) के लिए । 
पापरमिट के कार्यों के सापतीसग में धापिीपीएम धीर पशिपीक्षेत्र 

धन्य उत्पादन परियोजनाधों के लिए प्रपाली यहीक्रपा 
[ क पापरमिंड के TIFI400 केवी पिंध्याचल पूलिंग स्टेशन में 1 [ एक) TG केवी 
T65 केवी जानि सासन यूपपपीपी - विंध्याचल पीपल पीजी) TIR 
केवी । पानी के लिए । 
( ब) पापरमिंड के 765400 केवी विंध्याचल पूलिंग स्टेशन में रो) 400 केवी 
400 केवी जानि पेन पिंध्याचल [ 

IM) पुनटीपीपी विचयार्ड 
पिनटीपीसी)-पिंयाका पीएम ( पानी) 400 केवी ? " डीसी पेड) के 
लिए । 


पेन 


निर्माणाधीन 


पेन 


निर्माणाधीन 
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. . 


बोननाविपरम 


पोन्टेनापी) 


पमान चिनि 


निर्माणाधीन 


निर्मापाधीन 


निर्माणाधीन 


( ग) ग्वालियर सब स्टेशन में ? ( ) 400 केवी जानि पेल पानिपट- 400 केवी 
मुना 400 केवी डीसी क्वेड ) के लिए । 
[ ची पापरमिंट के THFill केपीपुजीवाईएन सब -स्टेशन में 2 [ 0] THF केपी 
T65 केवी जाति पेयजीवापिस । पीजी) पारंगापार पीजी ) - पद्धये 

पीजी) 765 केवी डीसी के एक प्रक्टिके पुजवाणिजधी के लिए । 
[ .) पापरमिट के THF केवी चंपा पूलिंग स्टेशन में ? [ TE _ TF केवी 
केपी जानि पेन चंपा पीएन । पीनी)- टायगह कोटरा) पीपल पीनी) 
TiF केपी ? पुलासी के लिए 1, चंपा पीएल ( पीनी] - धरमजयगा 
[ पीनी) 765 केवी पुनानी के लिए । 
( च) पापरमिंड के TG51400 केवी रायगा ( कोटा) पूलिंग स्टेशन 1 765 केवी 
[ एक 765 केवी जानि पेल चंपा पीएन ( पीनी] - टायगड ( कोटा ) 
पीएसपीजी ) 765 केवी प्रसास्त्री के लिए । 


निर्माणाधीन 


765 केवी 


पेल 


निर्माणाधीन 


[ी पापरमिंड के 765400 केवी धरमजयगड पूलिंग स्टेशन में 1 [ एक 
T65 केवी जानि पेसचंपा पीएनपीनी] - धरमजयगरपीजी) TGF 
केवी । एलांत्री के लिए । 


प . 


. 37 


देस 


निर्माणाधीन 


प . . . 


पेस 


निर्माणाधीन 


पापरमिंड के कार्यों के साप धतिरिक्त प्रपाली अलीकटप योजना 

शत्तीसगडधाईपीपीएस भाग - या 
[ क ] पापरमिड के TG540 केवी रायपुर पूलिंग स्टेशन में 2 [ 7] Ti _ TGF केवी 
केवी सानि पेस टायपुर पीएम पीनी) - राजनांगांपाटीपीसीपी) 76F 
केंवीडीसी के लिए । 
ग्निपत एनटीपीपल के लिए पापरमिडके कार्यों के नापतिरिक्ततपाती 
सीकरणा 
[ क पापरमिट के 7651400 केवी पिलायपुर पलिंग स्टेशन में ( तीन) T केवी 
T15 केवी जानि पेन ( निपत पलटीपीएन ( पनटीपीसी) - पिलासपुर 
पीएन ( पीनी) तृतीय 765 केवी पुनानी के लिए 1, पिनासपुर पीएन 
[ पीजी) - राजनांदगांव [ टीपीसीपी) 765 केवी डीसी के लिए के लिए 
2 | | 
( ब ) विज्ञानपुर पीपल ( पीनी) - टाजनांदगांव [ टीपीसीपी) 765 केवी 765 केवी 
डीसी के लिए TH5400 केवी विज्ञानपुर पीपल के शोट पर ? [ ] 240 
एमपीएधार,765 केवीविपन जानिरिएक्टर। 
पारेसमापानीमानी जगेस्टफन [ 120बापट 


ग 


निपाधीन 


प . 


. 


. 


[ का पडोदरा जीधापिल) [ 7] 400 केवी पेस 


lin केवी 


निर्माणाधीन 


प. . . 


निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 


[ नवनाटी | नीधाईपल में 220 केवी पेग्न 

220 केपी 
सिंपत एनटीपीपल के लिएधतिरिक्त पारेपपतपाली साइटीकरपा 
(i) निपत - बिलासपुर पूलिंग स्टेशनात केवी प्रसास्त्री जाना 766 m 
(ii) विज्ञानपुर पूनिंग स्टेशन - राजनांदगांव 765 केवीडीश्नीलानि । म केवी 
पितानपुर छोर पर दोनों साप्नों के लिए विज्ञानपुर पूनिंग स्टेशन - TaF केवी 
राजनांदगांव 765 केवी डीसी इन 1x240 एमपीपधार, T95 केवी 
खिचेपल जानिरिपुष्टा 
रक्षिपीनवर्षात परोरा - पारंगल धीर चिलाकरीपेटा - इटावार - 
कुटनल केवी लिक धायात के लिएधतिरिक्त धंतर- क्षेत्रीय पली 


पुलांनी 
डीसी 
टिएक्टर 


निर्माणाधीन 


प . . 41 


निर्माणाधीन 


लिंका 
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गोचनाविपरम 


पोन्टेनापी) 


कार 


पमान बित 


सवस्टेशन 


निंपापाधीन 


[12x1500 एसपीए ट्रांसफार्मर धीर2- 240 एमपीएधार पर रिएक्टर 7661400 केवी 
TO5400 केवी के लाप पारंगल ( न्यू ) में 7651400 केवी सब स्टेशन की 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


[ii) TGF केवी डीसी लाइन के दोनों छोरों पर 240 एमवीपार 765 केवी 
पिनेपन जानि रिएक्टर के साप पटोटा पूल - वारंगल न्यू THE केवी 
डीसी साना 
[i] पारंगत छोर पर एमपीएधार विनेषन जानिरिएक्टर के साथ THF केपी 
पारंगल न्यू - इरापार केवी टीसीलाना 
[i ] वारंगल ( न्या - पारंगल ( मानहा) 400 केवी क्वड डीली लाईन , 40 केवी 
400 केवी डीसीजाना 
[ v] 765 केवी डीसी के कुरनूल छोट पट 240 एमपीएषारपिपल THE 
जानिरिएक्टर के सापहरापार - कुटनल TF केवी डीसी जानिा 
[ ui) TGF केवी दीनीजान के दोनोंतिम छोरों पर 240 एमवीएधार TGF केवी 
लिंबनेपल सानि रिएक्टर के साप वारंगल ( नप - चिनाकानूटीपेटा76 
केपी डीसी जातिा 
( vii) all केवी डीली लाइन के दोनोंतिम छोरों पर एपषीपधार 400 केवी 
शिवनेपल जानिरिक्टर के सापडण्या - बी 400 केवीक्विंड) डीसी 
सानिा 
घोदिशा में चरप -।। की अपारन परियोजनाधों के लिए साझा पारेषण 
प्रपाली धीर धोदिशा में षोपीजीसी [12 मेगावाट ) परियोजना के लिए 
तत्काल स्पेक्युपेशन प्लपाती। 
[i) ट्रिपल रनोपई कंडक्टर 400 केवी डीली साप्न संघाई - 50 _ 400 केवी 
किलोमीटर के साप धोपीनीली धाषिी टीपीएन) - झारसुगुडा 
[ संदरगड़) 400 केवी डीसी जातिा 


डीसी 


निर्मापाधीन 


निर्माणाधीन 


डीसी 


निपाधीन 


झापगडा सुंदरगड़ - रायपुर पूज 765 केवी डीसी जानि । 


765 केपी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


. . 


मेखाटीमाबाट बाय बाया 
उच्च परिसरों में निधि ने दिए साया 


प्रयांनी 


पोजनापड 


पुरात्री 


पोजनापड 


कोरवा पलटीपीएस - कोरवा पशिम 400 केवी पुलांनी सानि को 400 केवी 
सामान्यतया बला टा जापा 
कोरपा पुग्नटीपीएस - सिंपत एनटीपीपल 400 केवी पुलांनी जानिबार 400 केवी 
निपत एनटीपीपल - टायपुर 400 केवी पुग्नाली जानि जिग्ने कोरपा 
एनटीपीपल - टायपुर 400 केपी पलांनी सानि के रूप में फिर से 
स्पवरिपत किया जाना है ।निपत पलटीपीएम पर पापिान करने का 
निपत पुग्नटीपीपल में वापिान करने की व्यवरुपा पहले से ही पोनरहे। 
प . पो . धीर पुनधारके पीच धंतर क्षेत्रीय कोरीडोरा 


प . . 4 


डीसी 


निर्माणाधीन 


रिएक्टर 


निर्मापाधीन 


विंध्याचल पीपल - वाराणसी 765 केवी डीसी जानि [ रोनों घंतिम 765 केवी 
छोर पटरी[ 2] TGF केवी जानि पेन के साप साप) । 
पिंचयाचल पीपल - पारापली जीधापिल 765 केवी डीसी जानिके 75 केवी 
प्रत्येक सम्टि पर वाराणसी जीधापिन कोट पट TF केवी , 1: 30 
पुपवीधार जानिटिपुष्टा 

म . साम्यकपपिएनक्टिविटी पारेषण 
अपा 
रोनों अंतिम छोर पर संघडलानि पेन के साप पाएलपीपुल रिपन 220 केवी 
पाई - मुज पीएल 220 केवी डीसीलानिा 


प . 


. . 


डीसी 


निर्मापाधीन 


- 
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. . 


बोचना विवरण 


पोन्टेनस्पी) 


TETE 


मार 


पमान पित 


प . 


. . 


निमारमा पस्नायवीपापापाती । 


डीसी 


निर्माणाधीन 


प . 


. 47 


डीसी 


निर्माणाधीन 


" रोनों घंतिम लोट पट संपडलानि पेल के सापवाटपीपीपीपुल रिवन 220 केवी 
पाई - मनाऊ220 केवी डीसी लाना 
" जीपापिल के रूप में कार्यान्वित किए जानेवाले मचाऊतिम छोर पर 
लानि पेन "। 
पम्ट्रो च्या . नि . नापिरपिटी पारेगमपानी। 
" रोनों अंतिम छोर पर संबडलानि पेल के सापोंकेडयूपीएन रिवन 220 केवी 
याई - मचाऊ20 केवी डीसी लाना 
" जीपाणिन के रूप में कार्यान्वित किए जानेवाले मनाऊतिम छोर पर 
जानि पेस "। 
पढातीपीनानानानटीपापानी : 

बापार 
पुनीति - नापी ( षडानी) 220 केवी डीसी सानि ( रोनों ग्लिटों पर 220 केवी 
संघडलानि पेन के लाप । 


प . . 41 


जीसी 


निपाधीन 


डीसी 


निर्माणाधीन 


सापी [ घडानी) सब स्टेशन में 1. 500 पुमपीए , 400/220 केवी 220 केवी 
पासिीटी । 


. . . मनसायकायत पारेपानी भीरमा 


पिजावर :-500 एमपीप, 400/220 केवी सब स्टेशन की पापना। 


430220 केवी 


टीधारएफ 


पोजनापड 


डीसी 


पोजनापड 


पिनाघर में सतना - पीना 400 केवी ( सपमा डीसी जानि का 400 केवी 
पुजवाणिजधो। ( सतना धीट पीना के पीच चार 400 केवी सस्टिजिसमें 
से एक सागर पिपपीपीटीसीपला सब स्टेशन में पूजधापिलधी के रूप में 
प्रस्तावित है । यह पूजधानिधी सतना धीर पीनाके पीन उपर्युक्त चार 
400 केवी सम्टिों में से पाइप तीन 400 केवी सस्टिों के डीसी लान 
पटई । 
पिनाघर पीपल में 1X125 पुपपीपधार,420 केवी पन रिएक्टर 400 केवी 


रिएक्टर 


पोननाघड 


पल्स 


पोजनापड 


रूपान 


योजनापद्ध 


प . 


. . 


योजनापड़ 


योजनापड 


टीकमगर - जटपुर 220 केवी डीसी जाति के दोनों सम्टिों के 220 केवी 
पुजवाणिजधी के टर्मिनेशन के लिए निप्पर 220 केवी जानि पेन 
सोलर पार्क इंटरकनेक्शन के लिए 4 नप्पट 220 केवी लानि पेन के लिए 220 केवी 
रूपान 

नयाबारीरामालानीनमियोचना [ ram 
मेगावाट 
का boll ! मेगावाट [ राप | |मेगावाट धौर जकाडिया उपयूनिट 
2000 गीगावाट ) 
जमाडिया पीएल में 4x1500 पुपपीए 8. 10: 500 एमपीए, THE400 TG केवी 
केवी20 केवी की स्थापना 
जकाडिया पी पल में 4x1hilil एसपीए ६. 10 -500 एमवीए, 7654lin _ lil केवी 
केवी1220 केवीकी पापना 
जकाडिया - पोटरा 765 केवी डीसी जानि - 35 कि . पी . TOF केवी 
जकाडिया पी पुग्न - पनासकास पी एम 765 केवी डीसी जानि - 2007 केपी 
कि . पी . 
जमाडिया पी पल में मनाऊ - जिीपीपल 41 केवी डीसी ।दिपन] 400 केवी 


टीधारएफ 


योजनापद्ध 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


डीसी 


पोजनापड 
पोननापड 


डीसी 


डीसी 


योजनापड़ 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 
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बोचनाविपरस 


पोटेन ( ग ) 


मार 


पमान गि 


योजनापड 


-- 


रिएक्टर 


योजनापड 


योजनापड 


टीधारएफ 


पोननाघड 


डीसी 


योजनापड 


पोजनापड 


टिएक्टर 


योजनापड 


प . 


. 


1 


योजनापड़ 
योजनापड 


टीधारएफ 


डीसी 


योजनापड़ 


पोजनापड 


सानिएरोनों शक्टि ] का पुजवानिधी - 2x50 कि . पी . 
पवन पीर सौर परियोजनाधों [ 17नप्पर) के टरकनेक्शन के लिए 20220 केवी 
केवी जानिये 
सकाडिया पूलिंग स्टेशन में 1. 0 एमपीए, 765 केवी पन रिपुष्टर ६. 
1x125 एमवीए, 420 केवी पन रिपुष्टर धीर साान प्रतिजियाशील 
क्षतिपूर्ति 
जापनगर पुडि 1000 मेगावाट ६. हारिका षडि 1000 
मेगावाट 
4.-500 एमवीए, 400/220 केवी जाप खंभालिया पूलिंग स्टेशन 400 केवी 
जीपाणिन) की पापना ( जामनगर धीर दारिका जिलों की सीमा के 
सपीप) 
पुरलार जकाडिया भन्नाऊ 400 केवी डीसी (ट्रिपल जानि का जाप 40 केवी 
संभालिया पूलिंग स्टेशन तक विस्तार - 40 कि . पी . 
पवन धौर सौर परियोजनाओं - 7 नपरांटरम्नेक्शन के लिए 220 केवी 220 केवी 
जानिये 
नाम खंभालिया पूलिंग स्टेशन जीपाणिनी में 1X125 एमपीपधार , 420 
केवी पन रिएक्टर धीर जानिप्पतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति 
महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा जोन | 1000 पेंगाघाट] [ चरप-1] 
सोलापुर पीपी मोहोल के समीप ) में 400/220 केवी,2x500 एमपीए 400 केवी 
की स्पापना 
सोलापुर पूलिंग प्वाइंट से सोलापुर पूलिंग स्टेशन तक 400 केवीडीसी 400 केवी 
लानिटिपन एनटीपल पल] -50 कि . पी . 
पवन बीर सौर परियोजनाओं [ नप्पट) के इंटरकनेक्शन के लिए 220220 केवी 
केवीलानि 
स्रोतापुर पीपी में 1X125 एमवीएधार, 420 केवी पन रिएक्टर 
पासपोरा बापाटा चरण -1 
रायगा पूलिंग स्टेशन में 400220 केवी, 5x500 एमवीए की पापना 400 केवी 
रायगड पूलिंग स्टेशन से भोपाल तक 400 केवी डीसी जानि 400 केपी 
[ एनटीपूजपल] - 150 कि . पी . 
और ६. पवन परियोजनाओं [ नपर) के टरकनेक्शन के लिए 220 केवी 
केवीजानिये 
रायगड पीपी में 1X125 एमवीधार , 420 केपी पनरिएक्टर 
जयागारमाराचीनप्रतिविमोचना (sum 

बापा ) 
[ को मन इम्यूजेिड 2000 मेगावाट 
मुन - || पूलिंग स्टेशन ( जीपापिन) में 2x1500 एमवीए (765400 _ 765 केवी 
केवी), 4-500 एमवीए [ 4001220 केवी) की स्पापना 
मन - || पूजिंग स्टेशन ( जीधापिल) में 2 . 1500 एपपीए (7650mm केवी 
केपी), 4 -500 एमपीए [ 4101220 केवी) की पापना 
पनवितार षषषा 765 केवी डीसी जाति - 50 कि . मी . के माध्यम से 765 केवी 
प्रस्तावित मुन -|| ( जीवापिस सब स्टेशन के साप 765 केवी भुन सब 
स्टेशन का टटक्नेकान 
मुन्न पूलिंग स्टेशन - जमाडिया पूजिंगस्टेशन 7 वी डीसी जानि - T केपी 
150 कि . पी . 
पवन परियोजनाओं [ 7 नप्पर के इंटरकनेक्शन के लिए केवीपे 220 केवी 
प्रत्येक मुन-|| पूलिंग स्टेशन में 1 . 80 एमपीपुषार, 765 केवी पग्न 
रिएक्टर धीर भुज -|| पूलिंग स्टेशन में 1x12 एमपीएधार , 420 केवी पत्र 

ਵਾ 


टिपुष्टर 


प . 


.- 2 


योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
पोननाघड 


टीधारएफ 
डीसी 


योजनापड़ 


रिएक्टर 


योजनापड 
योजनापड़ 


प . . 


योजनापड 
योजनापड़ 


टीधारपफ 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


डीसी 


पोननाघड 


जीसी 


योजनापड़ 


पोजनापड 
योजनापड़ 


रिएक्टर 
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बोननाविपरम 


पोन्टेन ( पी ) 


TETE 


पापान वित 


पोजनापड़ 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


( ब ) कसारापड) पनिंड 2000 मेगावाट धीर पनासकास पुननिड 
2500 मेगावाट 
4101220 केवी 4500 एमवीए का पूनिंग प्वाइंट की स्पापना 400 केवी 
[ रापट के समीप 
400220 केवी,FFilm पुपपीए पनासकास पूलिंग वाट की पापना 
पाटन में 400 केवी विचिंग स्टेशन की पापना 
षड्मापार के निकट उपयुक्त पान पर 765410220 केवी , 765 केवी 
SXIF00 एमपीएचौर : 500 एपीएकी पापना 
षड्मदापार के निकट उपयुक्त रुपान पर TG54220 केवी, 400 केवी 
IX1500 पुमवीए धीरxzill पुमवीए की लापना 
कनक पीपी - जकारिया ॥ केवी डीली लानि टिपन एनटीपूजन - 40 केवी 
40 कि . पी . 
कच्छ पीपी - पाटन ll केवी -डीसीलानि टिवन पुनटीपुजणल 
पाटी अक्टि ] - 120 कि . पी . 
पनानका पीपी - पाटन400 केवी डीसी जानि (हिवन पुचटीपलपना 00 केवी 
- 100 कि . पी . 
पनासकास पीपी - संडारी 400 केवी डीसी जानि [टिंबन 400 केवी 
पुचटीपूजएम) -50 कि . पी . 
पाटन - सभी 40 केवी डीली सानिद्विषन एनटीपलपल ) - 40 कि . 400 केवी 


टीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड 


टीसी 


योजनापड 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड 


पी . 


डीसी 


योजनापड 


डीसी 


योजनापड़ 


पाटन - घसदाचार 400 केवीबीसी जानि -टिपन पुचटीपूजन 400 केवी 
पुमाली - 140 कि . पी . 
षड्मापार - पिटराना 400 केपी डीसी जानिएटिपन पुचटीएनएन] - 400 केवी 
Fil कि . मी . 
षड्मापार - हीर 765 केवीडीसी जानि - 350 कि . मी . TF केवी 
षड्पदापार - पड़ोदरा40 केवी डीसी जानि -टिपन एनटीपलपल - 40 केवी 
150 कि . पी . 
पडोटा - घुले 765 केवी डीसी जानि - 80 कि . पी . 

THE केपी 
सौर परियोजनाओं[ 15 नप्पर ) के इंटरकनेक्शन के लिए केवी जानि 220 केवी 


डीसी 
डीसी 


योजनापड 
योजनापड 


डीसी 


योजनापड 
योजनापड 


ਸਾਵਣ 


योजनापड़ 
योजनापड 


टीधारपफ 


योजनापड 


टीधारएफ 


योजनापड 
योजनापड़ 


डीसी 


संघाड़ प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति जानि + पना 
( ग) जामनगर पुडि 1500 मेगावाट धौर सारिका उम्यूजिट 1000 
मेगावाट 
जाजपुर [ जापनगर] पूलिंग स्टेशन में 4007220 केवी, Ex500 पुमपीए 40 केवी 
कीपापना 
की पापना 400220 केवी, 23500 पुपवीप .tasdan 

lm केवी 
जालपुर ( जामनगर) पूलिंग स्टेशन - जनहान पूलिंग स्टेशन 400 केवी 400 केवी 
डीसी जानिएटिपन एनटीपुजएन ] - 180 कि . पी . 
जालपुर ( नामनगर) पूजिंग मटेशन - कालाघाट नीटीसीधी] 400 केवी 400 केवी 
डीसी जानि (हिपन पुचटीएनएन ] - 50 कि . पी . 
लालपुर ( जामनगर) पूनिंग स्टेशन - नाम बंचालिया 40 केवी डीसी 400 केवी 
जानिएटिपन एचटीएलण्या] - 50 कि . मी . 
नम्नान - डाला जीटीसीधी) 400 केवी डीसी टिपन एनटीपलपन) All केवी 
- 100 कि . पी . 
जनदान – पडोरटा 400 केवी डीसी जानि (टिपन पुचटीएनएन ) - till केवी 
sil कि . पी . 
सोर परियोजनाधों ( नप्पट के टरकनेक्शन के लिए 20 केवी लानि 220 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड 


बीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


योजनापड़ 


योजनापड 
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योजनाविपरम 


पोन्टेन ( पी) 


मार 


पमान बित 


रिएक्टर 


प . 


. 


संघडपतिप्रियाशील क्षतिपूर्ति जानि + पत्र) 
महायोगीरभरपनानांचीनबापा ) चरम -2 ) 
[ की सोलापूर जेिड 1500 मेगावाट 
सोलापुर पीपी में 4007220 केवी, 3500 पुमपीए ट्रांरफॉर्मर पारा 40 केपी 
ट्रांसफॉपशन सपना का सटीकटप 
नौट परियोजनाधों [ नम्वट के इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी जानि 220 केवी 


योजनापड 
पोजनापड 
पोननाघड 
योजनापड 


टीधारएफ 


योजनापड 


. 


[ बो पर्धा एसजेड पेगावाट 
पर्धा पूलिंग स्टेशन में 40020 केवी, Ex500 एमवीए की पापना 400 केवी 
पर्धा पूलिंग स्टेशन में पोरा पूल 400 केवी डीसी सानि [टिपन 400 केवी 
पुनटीपूजन) -70 कि . पी . 
सौर परियोजनाओं [ नम्वर के टरकनेक्शन के लिए 220 केवीलानि 220 केवी 


टीधारएफ 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड 


योजनापड 


टिएक्टर 


योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


टीधारएफ 


पर्धा पनिंग स्टेशन में 1x125 एमवीएधार पन रिपुष्टर 
[ ग] छपानापार धोरपीड उपडि ? li गावाट 
कलाम पूलिंग स्टेशन के समीप 4 -500 एमपीए , 410220 केवी की 400 केवी 
पापना 
म्लाम पूनिंग स्टेशन में पानी पीनी) - पुणे जीवाईएस) 400 केवी 400 केवी 
डीसी जानिके दोनों सम्टिों के पुलवालियों 
सौर परियोजनाधों [ नप्पटाकेटरकनेक्शन के लिए 20 केवी जानि 220 केवी 


डीसी 


योजनापड 


योजनापड़ 


रिएक्टर 


प . 


. 


मलाप पनिंग स्टेशन 1x125 एपषीपधार पर रिएक्टर 
माझा परशर 
उर्जाचीन [ बापाचरण -2 ) 
खंडवा प्रजिड : 2500 मेगावाट 
खंडवा पूलिंग स्टेशन में 400220 केवी, Ex500 एमवीए की स्थापना 400 केवी 
मंडपा पनिंग स्टेशन - खंडवा पूल डीली सानि [ टिपन एनटीएनएन ] - ll केवी 
50 कि . पी . 
सौर परियोजनाओं [ नप्पर के टरकनेक्शन के लिए 220 केवीलानि 220 केवी 


योजनापड 
योजनापड 
पोजनापड 
योजनापड 
पोजनापड़ 


टीधारएफ 
डीसी 


योजनापड 


संघडपतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति 


रिएक्टर 


पोजनापड़ 


पन - 11 


पर्ष 2017 - 2ीपनिपारा रानपावापानी पधिपति 


I . I . 


रान 
पिहार 


पोलिक्षिा कार _ 

400 केवी 2 - डीसी 


पापानतिन 
योजनापड 


बिहार 


400 केवी 


2 . डीसी 


योजनापड़ 


बोनापरब 
नोपतपुर 400 केवी - डीसी जानि पर पटना 
[ पीजी)- पलिया40 वीडीसी मंड) जानिके 
सस्टिबीर का पूजधापिलधी 
पटिजयारपुर 400 केवी डीली पर पार - पटना 
( पीजी) 400 केवी डीसी[ पंड) जानि - 1 के दोनों 
सस्टिों का पुजवाणिजधों 
नपानपुर केवी डीसी पर नवीनगर-|| 
| पटना [ पीजी 400 केवी डीसीके रोनों सस्टिोंस 
पुजवाणिजधी 
पटिजयारपुर में 2 - 500 एमपीए 4007220 केवी 
जीपापिय लपस्टेशन की पापना 


___ बिहार 


। 


400 केवी 


| 2 टीसी 


योजनापत 


पिहार 


410220 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 
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पिंडार 


410220 केवी 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


बिहार 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


बिहार 


400220 / 13283 

केवी 
220 / 13238 
220/ 132 


टीधारफ 
टीधारफ 


220 / 13283 


टीधारएफ 


220/ 13253 


पिंडार 
पिहार 
पिंडार 
बिहार 
बिहार 
पिहार 
पिंडार 
पिहार 


220/ 132 
220/ 152 


टीवाटपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीधारएफ 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 


220 / 132 


220/ 132 


220 केवी 


पिहार 


220 केवी 


टोली 


निर्माणाधीन 


पिंडार 


220 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


पिंवार 


220 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


220 केवी 


डीसी 


बिहार 
बिहार 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220 केवी 


जीसी 


11 


। 


डीसी 


बिहार 
पिहार 


220 केवी 
220 केवी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


जफ्फनपुर में 2 - Fill पुपवीए 220 केवी । 
जीवापिस सब स्टेशन की पापना 
नौषतपुर में 2 -500 पुपीए 4101220 सब स्टेशन 
की रमापना 
पोतिपुर जीएनएन भिखनपुरान्त सब स्टेशन 
पाही सब स्टेशन 
| पनौती सब स्टेशन 

| पिंटा जीपलपल सब स्टेशन 
11 | पोनीटीपीएम ) [ पालिीटी ) 
12 | रक्सौल न्पो अवस्टेशन 
13 | कोहान्यो सब स्टेशन 
14 कर्मनाशा | न्यू सब स्टेशन 

मोतिपुर परभंगा - एमटीपीएस काटी के पहले 
सक्टिका पुजवापिलधी 
पौर्तिपुर ररभंगा - पुपटीपीपल कांटी के सटे । 
सक्टिका पुजवाणिजधी 
पुनाती ( न्यू ) में पुनौती पीनी)-बारा पीनी) के 
दूसरे सक्टि का एजधापिली 
माइटी के मोतिपुर-दरभंगा प्रक्टि -IIका 
पुजवाणिजधी 
पटना [ पीनी] - गोटरीना 
पीटीपीएस एक्सटेंशन पट पिट्टाक्षरीफ- पेगलटाय 
के दोनों सक्टिों का पुजवाणिजधी 
दरभंगा - सपरतीपरान्त 
पोतिपुर पीएनपीटीसीएल) - दरभंगा 
[ डीएपीसीपल 

रभंगा। डीएपीसीपूज - सुपौल । जोरही 
[ पीएसपीटीसीएल) 

| पीनी टीपीएस एक्सटेंशन - बानीपुर 
25 | दरभंगा पटोला - दरभंगा [ पीएनपीटीसीएल) 
25 | मधेपुरा -जोड़ी पीपलपीटीसीएल) 
7 | पंगुसराय- पूर्षिया सानि 

| विटा न्य) -पिंटन 
24 | गौरीनक -बिटान्म जानि 
" | किशनगंज न्यू - मधेपुरा 
1 | पिड्या - निपारा न्यू ) 
2 | पुसौली न्यू ] -टेट्टी 
3 . | पजियारपुरन्यू) – फतहाापीएनपीटीसीएल ) 
34 पजियारपुर ( न्यू - हापीरहान्यू 

| पटिजयारपुरा ) - शेखपुरा ) 
36 | रक्सोलापू] - गोपालगंज टीएमा सिंगल जेवा 

सीतापी न्य] - टक्सीजन्य (टिकन पूना 
* | लातेहाट- पुटयार 400 केवी डीसी जानि से 

चांपा पूलिंग स्टेशन 

चतरा सवस्टेशन 
- गिरीडीइ सवस्टेशन 

पालोजोरी गिड़ सब स्टेशन 
घा जसीडीइ सवस्टेशन 
48 स्मार्टीचाग लप स्टेशन 
बाजीपमाल तोपचांची सवस्टेशन 
क जीपलपल पीटीपीपल [ 2 - 150 - 2 :50) 


पिहार 


220 केवी 


टीसी 


निपाधीन 


24 


पिहार 


220 केवी 


डीसी 
बीसी 


220 केवी 


सोली 


पिंडार 
विहार 
बिहार 
विहार 
बिहार 
पिंझार 
पिंडार 
बिहार 
बिहार 
पिहार 
बिहार 
बिहार 
पिहार 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपापाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 


220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


योजनापड 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 


डीसी 
डीसी 


मास्टर 


झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 


220/ 13288 टीधारएफ निर्माणाधीन 
220/ 1SERS टीधारएफ निर्माणाधीन 
220/ 13238 टीधारपफ निर्माणाधीन 
220 / 13238 

टीधार निपाधीन 
220/ 1323 टीधारएफ निर्माणाधीन 
220 / 13238 टीपारपफ - निर्मापाधीन 
220/ 1STRI | टीधारपफ । निर्माणाधीन 


. 
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220/ 13288 


220/ 15238 
220/12 


220 / 13238 


220/ 13238 


झारटांड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झाड 
झारखंड 
झारखंड 
झारटांड 
साराम 
झाड 
झारखंड 


220 / 132 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 152 


220/ 132 


झारखंड 


220/ 132 


साराम 


220/ 132 


टीधारएफ . 
टीधारएफ 
टीधारपुफ 
टीवाटपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीपारपुफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपुफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारपुफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
डीसी 
डीसी 
टीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
टीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


220/ 132 


सार 
झारखंड 
झारखंड 


4 | जीएसएस गोमिया । सारा 
47 जीएसएनडीपनांच सब स्टेशन 

जीपलपन चंद्रपुरा सब स्टेशन 
जीएनएन पारकागासवस्टेशन 

जीएलएल पलिंगापुर सवस्टेशन 
F1 | दात 
2 जोड्नगा सपस्टेशन । 

कोडरमा सब स्टेशन 
4 | जैनापोर[ पोकाटो सब स्टेशन 

जीएनप्य तपार सब स्टेशन 
| जीएनएन सिंपलंगा सब स्टेशन 

जीएनपुन नोधामुंडी सब स्टेशन 
| जीएनएन यंटी सप स्टेशन 

जीएनएल नागोडा सब स्टेशन 
| धनपार [ घोटी - पुक्सप्पधिार] । 
1 | जमशेरपराधोटो पुक्लपपधिार- प्रतिरपापन) 

चायवासा - रामचंद्रपूर 

डाप्टेनगन - गाया 
4 पीटीपी पुल - रात 
तापका - नरमीडीह 
तक गोरिपर- पका 
7 | टीटीपीएल - गोपिरपुर 

चतरा- जातेहार 
का गिटीडीड़ - नई 

| गिरीडीह - जसीडीह 
71 | गोडा- लालपाटिया 
72 चतरा- पीवीसीएमपी [ परकागांव ) 
73 | इटिया - नापमापीजीसीधाईपन ] 

चायवाला - गुषा 
| पलियापुर- तोपचांनी 
76 गिरीडीह - डोपनांच 

गिरीडीह - तोपचांनी 
इंटी - पांडेर[ 410 केवी जीएसपना 

बूटी - सिमडेगा 
" कोडरमा - डोपानांच 

चांडिल [ 40 केवी जीएसएस) - जागोडा । 
2 | चांडिल जीएसएल - चांडिल 

| चांदिल जीएनएल - तपार 
सा चंपरादीपत्रिी - चंद्रपुरा 
F | गोविंदपुर - गोविंदपुर 

स्नाीपाग - पटकाटा 
कोडरमा [ जेएनपी) - कोडरमा [ टीपीसी) 
कोडरमा - गिटीडी 
पालोजोरी जीएलएल में इसका- गोविरपुर के रोनों 
सक्टिोंका पुजवाणिजयी 
जीएनएन पांडेट के इंटिया - जोड्नगाका 
पुलधानिधी 
चरप- II में टीटीपीएल- गोपिंपुर के एक प्रक्टिका 
पुजवापिलधी 


सारी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निपापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड 
पोजनापड़ 


220/ 152 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
520 केवी 


झारखंड 
झारखंड 
सारख 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारटांड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
शारड 


डीसी 


डीसी 


डीसी 


77 | 


टीसी 


योजनापड 


योजनापड़ 


योजनापस 


झारह्मांड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
20 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


EEEEEEEEEEEEE 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
बोली 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डोली 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


डीसी 


जीसी 


सारड 


220 केवी 


डीसी 


योजनापट 


झारखंड 


220 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 
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झाडांड 


। 


| 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


योजनापड़ । 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


डीसी 


योजनापस 


झारखंड 
झारखंड 
साराष 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 
झारखंड 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
पुपाली 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 


प्रयांनी 


220सी 


प्रयांनी 


निर्माणाधीन 


झारखंड 


220 केवी 


प्रयासी 


निर्माणाधीन 


उडीसा 


400 केवी 


। 


2Xटीसी 


योजनापड़ 


उडीया 


4 केपी 


2 . डीसी 


योजनापड़ 


उड़ीसा 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


उडीला 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


17 


उडीसा 


। 


400 केवी 


परासी 


योजनापड 


पाटेट- तमार 
नोधामुंडी - चायवाला पीनी] 
नोधामुंडी - जागोडा 
| निमडेगा - चायवाला 

नपाट - चंपरा 

नपाट - गोमिया 
1 तेनुपाट - नारीचाग 

तपार चांडिज - टांनी पीनी का पुजवाणिजधी 
टापगह - टांची पीनी) [पापाग्निंग गोला लप 
स्टेशन पिजेंस भाग] 
पुपटीपीएन - टापगह पापासिंग गोला सप 

स्टेशन] 
102 | पुपटीपीएल - रांची । पीनी [पापानिंग गोला 

पुलपय 
15 बंदनी में मेराखाली - व - परी40 केवी डीसी | 

जानिपरी पेरापंगाली तीजगीजान 
का रामबाली में प्रेरापंगाल में प्रगट होने 

सानिमितकालागी 
104 वंदनी में प्रेरापंडाती -पेंधायल 400 केवी डीसी 

जानि का पलधालियो 
| - पेरावाली सीमागीबानमा 
पेरावाली में प्रेरावाली पीटहोना 
पांडियापिन-नपुर न्यू ) 400 केवी डीसी 
जानि 
जीपपधार- पेटामडाली केवी पुलामी जानि | 
का टाडाती से पेटामडाली - ब में शिफिटिंग । 
( जीएपधार की 1: 350 मेगावाट यूनिट सब्जेक्ट 
जानिके दाराघोडीशा मिड से जुड़ी होगी। 
पेटामडाली - 2xFilm पुपपीए.40220 

केवी सब स्टेशन 
119 नरें पुरन्यू 2x500 एमपीए, 400/220 केवी 

सबस्टेशन 
10 वंदनी में 2x500 एमवीए, 400/220 केवी लप 

स्टेशन 
111 पोनासिव स्टेशन पालीटी -1 ] 
112 | पोनाहितीय टीधारएफ ) 
113 | पलकागिटीवासिीटी -II ] 
114 | पोंझरनीधाईपल सब स्टेशन 
113 | काशीपुर पप स्टेशन 
115 नरसिंहपर सवस्टेशन 
117 | लक्ष्मीपुर सबस्टेशन 
111 | पाजीगला सवस्टेशन 
119 | फरिपारा 
124 | देवग : 
121 | कालिजा सब स्टेशन 
12 | गोपिरपाली 
123 |ासपाता 
124 | पारगड न्यूपिालिीटी -1 ) 
12 | अपारा नपरटेशन 
126 | पालासोर तृतीय टीधारएफ ) 
127 | महापासिटीधारीपीएल ] 


उलीसा 


। 


400 220 केवी 


टीधारएफ 


योजनापस 


उड़ीसा 


400/220 केवी | 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


उडीसा 


430220 केवी । 


टीधारएफ 


योजनापस 


220/68 


22083 


22053 


22033 


उडीया 
उड़ीसा 
उड़ीसा 
उड़ीसा 
उड़ीसा 
उड़ीसा 
उड़ीसा 
उड़ीसा 
उड़ीसा 


2208 


22038 


22083 


ਵਾਧਾ 
टीधारपफ 
टीवाटपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारफ 
टीधारपूफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ - 
टीधारएफ 


22083 


22053 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपिाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उड़ीसा 


22033 


220 


22038 


22068 


उलीसा 
उडीसा 
उडीला 
उडीसा 
उड़ीसा 
उडीया 
उड़ीसा 


। 
। 


220 / 13283 


220/ 13238 


टीधारफ 


220/12 


टीधारएफ 


220 / 132 


टीधारष्फ 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


157 


उड़ीसा 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 132 
220/ 13 


220/ 132 


उड़ीसा 
उडीसा 
उटीला 
उड़ीसा 
उडीसा 
उड़ीसा 
उडीसा 
उटीया 


टीधारपफ - 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीपाटपफ 
टीधारएफ 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220 / 132 


220/ 132 


220/ 132 


136 


220 केवी 


17 


उड़ीसा 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उडीसा 


220 केवी 
220 केवी 


टीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उड़ीसा 


उडीया 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उडीसा 


। 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उडीला 


220 केवी 


उड़ीसा 


220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उड़ीसा 


220 केवी 


उडीसा 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उद्धीला 


। 


122 | पाटगान्पसप स्टेशन 
Eषालका सब स्टेशन 

| निंगा सवस्टेशन 
11 | जयपटना सवस्टेशन 
12 | गोडा सब स्टेशन 
18 | पेंटामुंडालीवनीधाग्नि 
14 क्वानरडा सवस्टेशन 
155 कियाकाटा 

पांडियापिंज सबस्टेशन धान - पुरीका 
पुजवानिधी 
पारगृहन्म में काटापाती- पोजांगिट का 

जधापिलधी 
16 पोझट- पोंझर पीनी 
10 नरसिंपर में मांनानगर-मॅराडाती [ पौनहा ) का 

पुजवाणिजधी 
144 काशीपुर में हापती -पेटवली के एक सक्टिका 

पुजधानिधी 
141 | जयनगर [ धोपीटीसीएल ) - नयनार 

[ पीजीसीधापिल 
142 | मांगानगर - धनका 
143 | कालंगा - पजिंगला 
144 गोवा में रामंडाती - पटरी लक्टि - । का 

प्रजवाणिजधी 
145 जयपटना हावती - वासी जाति के एक प्रक्टि 

| का पुजवाणिजयी 

पांडियापिनी पीनीलीवाजि - प्रतापालन तानि 
147 पग में रंगाली - वारकोट के एक सस्टिका 

पूजधापली 
143 पोलागिर - कलिंगा 

| स्टक [ धोपीटीसीएल) - प्रतापलायन 
10 स्टापल्ली - किपाकाटा 
11 | सपना के भांजानगर- पेटामंडली के एक साक्ट 

का पुजवाणिजधी 
12 मलकानगिटी - काली मला 

गोविंदपाली पाली मेला - पलकानगिटीका 

पुजवाणिजयी 
14 ताशिडिंग - जैगशिप 
1FF | जेगशिप - न्यू पानी 
15 | सिंपिक - चंगपंग 
17 | चंडीताला - बड़गपुर 400 केवी डीसी जानि 
18 | चंडीताला - पटापट 400 केवी डीसी जानि 
11 | चंडीताला - कटवान्पू40 केवी डीसी जानि । 

पर्दवान धारापपाग - पिंधानगरण्यांनी जानिका 

पुजवाणिजधी 
11 | स्टपात्पू में नया सब स्टेशन 
12 | मयूरेश्वर में नया सब स्टेशन 
15 परीपान मैं नया सब स्टेशन 
114 | सरेपर सब स्टेशन ( पालिीटी -1) 
11 घालंपुरवार सवस्टेशन 
116 | धारापपाग बडीकटप ) 
17 | कृपा नगरपालीकरण ) 
11 | सरपट सप स्टेशन ( पालिीटी-II ) 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उलीसा 


डीसी 


उडीला 
उडीसा 


। 
। 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 


निपिाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उड़ीसा 


220 केवी 


डीसी 
डीसी 


उडीसा 


। 


220 केवी 


। 


उडीसा 
उडीसा 


220 केवी 
220 केवी 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
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पुरानी 
पुलांसी 
डीसी 
डीसी 


. 


. . 


. 


-- 


डीसी 


सिंलिप 
निझिम 
सिंशिप 
पशिप पंगाल 
पश्चिम बंगाल 
पशिप पगाल 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
400 केवी 
400 केवी 
400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 


डीसी 
डीसी 
प्रयाली 


पशिपबंगाल 


400 केवी 


41220 केवी 
401132 केपी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


401132 केवी 


योजनापन 


220/ 132 


पशिमपंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिप बंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिमपंगाल 
पाश्रमपंगाल 


टीधारएफ 
टीपारपफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीपारपफ 


220 /1132 


220 / 132 


निर्माणाधीन 
निपापाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220/ 132 


220/ 132 
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पापपंगाल 


220/ 132 


टीधारपफ 


220 / 132 


टीधारक 


220/ 132 


टीधारपफ 


220/ 132 


टीधारएफ 


220 / 132 


टीधारष्फ 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 152 


टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधाटएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


220 / 132 


पशिप पंगाल 
पशिमपंगाल 
पशिप पंगाल 
पलिपपंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिप पंगाल 
पपिपंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिमपंगाल 
पशिमपंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिमपंगाल 
पशिप बंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिप पंगाल 
पशिप पंगाल 


निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220/ 132 


220/ 132 


टीधाटपफ 


220/ 132 


220/ 13 


220/ 132 


220/ 132 


टीधारपुफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
डीसी 


14 


19 | सतगठिया लाडीकटप 

लक्ष्मीकांतापुर सीकरण 
11 | बारासात जीवाणन 
172 | न्यू सागरहीपी जीवापिस 
13 | रेनिनगर नीषाणिग्न 
174 | न्यूटाउन पए - सी जीवापिस 
17 | गानोल नीधापन 
176 | लक्ष्मीकांतापुर सीकटप -|| 
17 | न्यू विप्पर यूजीकरप । 
18 | प पूरीधागिन 
17 | जीन बलीकटप 
10 ] कोटायर जीधापन 
11 | पहाचंदानीवापिस 
12 पायापुरजीपापिस 
13 न्यूटाउन पुप -III बलीकरण 

रखनापपुर नीषाणिय 
तापपान नीषाणिन 
16 दुर्गापुर स्टील टीपीएस में परजिया -डीटीपीपल का 

पुलवानिधी 

पजिया - पवान सानि 
18 इन्दिया टीपीपी पाईपीसीपल ] - न्यू इंडिया 

( उम्पूषीपाटीसीएल 
17 | सागरीषी जीधापिल) में गोकर्नासागरसीपी 

टीपीएस का एजधापिलधी 

पुनःचंडीताला - डोपर 
11 | पन . चंडीताजा के घारापपाग-शिटा का 

पुजधानिधी 
192 | सुभाषमाम पीजी) - पर्यापर 
13 | रेनीनगर के गोर्ना- पानगरका पुजवाणिजयी 
124 रानबाट पीनी - एन.टान || ली 
15 | टानहाट पीनी) - पन .टान || 
116 पन . चंडीताला डावडा- फाउंदीपा का 

पुजवापिलधी 
117 पारामान के नीटत -क्रया का पुलधापिलधी 

तीरता पुलडीपी - II - तीस्ता एलडीपी - 1 

पानीपाटन्यूनापित - पासीघाट धाड 
20 | निंपाटानगर - होलोंगी 


220/ 132 


220/ 152 
220 केवी 


TFT 


। 


पत्रिपपंगाल 
पशिप पंगाल 


220 केपी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निपाधीन 
निर्माणाधीन 


पश्चिम बंगाल 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


। 


पश्चिम बंगाल 
पशिप पंगाल 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


पालमपगाल 


पशिप पंगाल 
पशिमपंगाल 
पशिमपंगाल 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
टीसी 
पुपासी पर 
डीसी 
पुपासी 


निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निपिाधीन 
निर्माणाधीन 


220 केवी 


पशिपपंगाल 


220 केवी 


निर्माणाधीन 


पपिपंगाल 
पपिपंगाल 
घटपाचल प्रदेश 
घठपाचल प्रदेश 


220 केवी 
220 केवी 
132 केवी 
132 केवी 


एमाली 
पुलांनी 
डीसी 
टीसी पर 
पुरानी 
डीसी 


निपाधीन 
निर्मापाधीन 
योजनापड 
योजनापड़ 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


T 


प्रयासी 
प्रयांनी 


201 | पानर रापोंटिनी - पुलांग 132 केवी डीलीका 

पुजधापिलधी 
212 योपासी - टोनसा 132 केवी पुरानी जाति 

योनसा - बैंगलांग 132 केवी पयांतीलानि । 
बैंगलांग- जयरामपुर 132 केवी पलांनी जानि 
जयरामपुर- मिधाधी 132 केवी डीसी पर पलासी 

जानि 
205 | जिटो - पाजिन 132 केवी पुलामी जानि 
247 | वपी - रोग्या 132 केवी डीसी पर पलनी जानि 


घटपाचल प्रदेश 
घटपाचल प्रदेश 
घळपाचल प्रदेश 
घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 
132 केवी 
12 केवी 
132 केवी 


। 
। 


योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 


| 


पुलांनी 


पुरानी 


132 केपी 


प्रांती 


घटपाचन परेश 
घरपाचल प्रदेश 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


132 केवी 


डीसी पर 

प्रयांनी 
डीसी पर 


203 | खेप्या - नागाली 132 केवीटीसी पर पलासी जाति 


धरणाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


पुसासी 


202 | नागाली- नाइलागून 132 केवी डीसी पर पुलामी 


धरणाचल प्रदेश 


132ी 


डीसीपट 
पुसांसी 


योजनापड़ 
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घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड 


घरपाचल प्रदेश 


132 केपी 


डीसी पर 

प्रसांनी 
डीसीपर 

पुरानी 
डीसीपट 


योजनापड़ 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


प्रसासी 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


हाली पर 


योजनापड़ 


जानि 
210 नाइटलागुन - गेटका 132 केवी डीसी पर 

प्रयांसी जानि 
211 गेकाब - निकापली 132 केवी डीसी पर 

पुलांनी जानि 
212 लिकापली - निगलोक 132 केवी डीसी पर पुलांनी 

सानि 
211 निगलोक - पालीपाट 132 केवी डीसी पर पानी 

जानि 
214 | पिंधाप - नापानी पीनी) 132 केवीटीसी पर 

पुरात्री जानि 
215 तेज़ - लापानी 132 केवी डीसी पट प्रयासी 

सान 
215 नालागुन -परेरडेवा 132 केवी डीली पर प्रात्री 

जाति 
217 पालिन - कोलोटियांग 12 केवी पयासीलानि । 


प्रसास्त्री 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापत 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापस 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


डीसी पर 

पुलासी 
डीसी पर 
पलासी 
डीसी पर 

पुरानी 
डीसी पर 

पुलासी 
डीसी पर 


योजनापड 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


215 


डीसी पट रोग- एनिमी 132 केवी पुलांनी जानि | 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


प्रसास्त्री 


219 


डीसी पर पुजांग - रोग 132 केवी पुत्री सानि 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


षटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


डीसी पर पुलांग - यिंगकियोंग 132 केवी पुलामी 
जानि 
पुलांग - कमपंग 


डीसी पर 

पुरात्री 
डीसी पर 

प्रयासी 
डीसी पर 

पुलांनी 
डीसी पट 


221 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड 


222 | कमपंग-पेचका 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापत 


एमाली 


23 | यिंगकियोंग - टिंग 


धरणाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड 


224 / निटो पीनी) - निरोन्यू 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापस 


225 | तवांग -रूपता 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


22s | दापोजियो -नानी 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापस 


27 | डोसा- सांगडिंग 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


टीसी पर 

पुरासी 
डीसीपर 

प्रसासी 
टीसी पर 

प्रयासी 
डीसी पर 

प्यासी 
डीसी पर 

पुलांनी 
डीसी पर 

पुरासी 
डीसी पर 

पुलामी 
डीसी पर 

प्रसासी 
टीसी पर 

पुरात्री 
टीधारएफ 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


228 | रोग पीनी] - हांपुक 
20 पासिंपारधोड- पटियांग 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


230 टिली- सनिलिा 


घटपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापड़ 


231 


| खेप्या -पाग 


घरपाचल प्रदेश 


132 केवी 


योजनापत 


षटपाचल प्रदेश 


| 


1325 केवी | 


योजनापस 


घरपाचल प्रदेश 


| 


1SERS केवी । 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


पठणाचल प्रदेश 


1283 केवी । 


टीधारफ 


योजनापड़ 


22 | सेप्या 12183 केवी सब स्टेशन , 1 .5 एमवीए । 

[ सिंगल फेज -पनरपेयर) 
लगाली 1283 केवी सब स्टेशन, 7 :5 एमवीए 

[ सिंगल फेन -पनरपेयर) 
24 नाइलागून 13283 केवी सब स्टेशन, 2: 31F 

पुपवीए 
गेम्माड 132 केवी सबस्टेशन , 5 

एपषीप सिंगल फेन-वन स्पेयर] 
236 | जिंकापली 15283 केवी सब स्टेशन , 5 पुसपीए 

[सिंगल फेज- पनरूपेयर] 
257 निगलोक 13283 केवी सब स्टेशन, 2-315 

पुपपीए 


घरपाचल प्रदेश 


1328 केपी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


धरपाचल प्रदेश 


132 


केवी 


टीधाटपफ 


योजनापड़ 


घरपाचल प्रदेश 


13263 केवी 


टीधारफ 


योजनापड़ 
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धरूपाचल प्रदेश | 1285 केवी 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


घठपाचल प्रदेश 


HSENSE केवी 


टीधारफ 


योजनापड़ 


घरपाचल प्रदेश 


13283 केसी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


घरपाचल प्रदेश 


1325 केवी 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


धरणाचल प्रदेश 


1325 केवी । 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


षटपाचल प्रदेश 


। 


13233 केवी 


टीधारएफ 


योजनापस 


घटपाचल प्रदेश 


15283 केवी | टीधारएफ 


योजनापड़ 


भरपाचल प्रदेश 


13238कवी 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


215 


घरपाचल प्रदेश 


132 


केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


घरपाचल प्रदेश 


13238कवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


घटपाचल प्रदेश 


। 


ISERS केवी 


। 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


घटपाचल प्रदेश 


13233केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


22 | पानीपाट 15285 केवी दितीय नपस्टेशन ) , 7 : 5 | 

एमपीए | सिंगल फेन-वनरूपेया 
डोसा 1285 केवी सब स्टेशन , 7.5 एमवीए 

[सिंगल फेज -पनरपेयर] 
242 | गलेंग 18238 केवी सब स्टेशन , 5 एमपीए 

[ सिंगल फेन- वन रूपेयर) 
241 नपटापपुर 1283 केवी सब स्टेशन , 7 -5 

पुपवीप सिंगल फेज- पनरपेयर) 
242 पिधाधी 132183 केवी सब स्टेशन, .5 एमपीए 

[सिंगल फेन-वनपट 
243 सापानी 13283 केवी सब स्टेशन , 4-5 

पुपवीप । सिंगल फेज -पनरूपेयर) 
244 पंदरदेवा 132183 केवी सब स्टेशन, 2 -25 एमपीए 

( लिंगल फेज -वन रूपेयर) 
245 | पाजिन 13283 केवी सब स्टेशन [ T: पुपपीए 

सिंगल फेना की पापना 
कोलोटियांग 132 केवी सबस्टेशन [T:-5 
एमपीप सिंगल फेना की पापना 
पानर 128 केवी सपरटेशन [T : H 

एमपीपग्निंगल फेना की पापना 
248 चिंगकियोंग 132133 केवी लवस्टेशन [TH 

| पुपवीए सिंगल फेना की पापना 
240 संपुक 13283 केवी सबस्टेशन [ 4-5 पुपवीए 

सिंगल फेन) की स्थापना 
210 संपनीला 125 केवी सबस्टेशन 4-5 एमवीए 

सिंगल फेन) की स्थापना 
21 पामेंग 13233 केवी सबस्टेशन [ 4-5 एपीप 

सिंगल फेन की पापना 
22 निटो 1SERS केवी सबस्टेशन बटीकटप [ 4- 4 

पुपपी ] 
23 हापारिनो 132 केवी अपस्टेशन ( बीकटप 

[ 2 : 12 F पुसषी ] 
254 कांग 13283 केवी सबस्टेशन [4 -5 एपीए 

सिंगल फेन) 
21 | सोनापुर सब स्टेशन में सिंजनर-पिटनिट 400 

केवीलानिका पुलवालियो 
211 सोनापुर सब स्टेशन में 2- 315 एपीए 

4101220 केवी सब स्टेशन की स्थापना 
27 रंगिया - धामनगांव 
22 | तिनकिया - बल्पिाटिंग पूनिगल) 
21 | सोनापुर [2 - 10l] | 
2GN | मारा सप स्टेशना2 -50] 
21 | धमिनगांपाजीपाणिन 
2 - 2 | सापारिबाटीकटप] [ 2 - 150 -2 -50] 
213 | पेस्पिाटिंग न्यूनिंग ) 
24 सोनापुर सब स्टेशन में लापागार - सलाजाकि 

पुक संक्टि का पुलधानिधी 
25 | धिनमा रंगिया- धमिनगांव जानि 
26 | ( घनम तिनयुक्पिा - पंपिाटिंग न्यू दिग ) | 


पटपाचल प्रदेश । 


1525 केवी । 


टीधाटपफ 


योजनापड़ 


घटपाचल प्रदेश 


15238 केपी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


पटपाचल प्रदेश 


| 


152133 केवी 


। 


टीधारएफ 


योजनापड 


घटपाचल प्रदेश 


। 


132183 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


घटपाचल प्रदेश 


13233केपी 


टीपारफ 


योजनापड़ 


असम 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


घसम 


410220 केवी 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


असम 


220 केवी 


टीसी 


असम 


220 केपी 


डीसी 


भसम 


220/ 132 


घसम 


220/12 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


भसप 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


220/ 132 


असम 


220/ 132 


धरम 


220/ 132 
220 केवी 


घरम 


डीसी 


घरम 


220 केवी 
220 केवी । 


निर्माणाधीन 
डीसी । निर्माणाधीन 


धनप 
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धसम 


। 


धरम 


220 केवी 
220 केवी 
132 केवी 


डीसी । निर्माणाधीन 
पुलामी निर्माणाधीन 
डीसी योजनापड़ 


घरम 


धसम 


132 केवी 


योजनापड़ 


डीसी 
डीसी 


असम 


132 केवी 


योजनापड 


घरम 


132 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


भयप 


योजनापड़ 


27 | पोंगागांवटीपीएल - टेगिपा [ साप्ताटि) 

सोनापिल से विपनापरिपाली 
काझिलिपारा - गुवाहाटी मेडिकल कॉलेजा । 

किलोमीटर केपन सहित ) 
270 | धामनगांव - भाजी 
271 | टंगसारगिया -टोपटा के एक सक्टिका 

पूजधानिधी 
सहपापट में गोलाघाट - पोकाजन 132 केवी 

प्रसासी सानिका पुलपाणिजधों 
273 सोनापित - तेजपुरन्यू) 
274 धामनगांव 20/ 132 केवी सब स्टेशन में 

कमालपुर- शिवमाप 132 केवी पुलांनी जाति का 

एजधापिलधी 
275 धामनगांव 220/ 132 केवी सब स्टेशन में 

कपालपुर-कापाट्या 132 केवी पाली जाति का 

पुजधापिलषी 
275 कापाठ्या - पलटनपानार नीपल 
277 उपाचापायोषाधिोताहोते हुए 4 किलोमीटर 

कीसिंग 
21 | पानी -सिंजापत्र 


132 केवी 
132 केवी 


। 
। 


डीसी 
टीसी 


घसम 


योजनापड 


भलम 


132 केवी 


डीसी 


योजनापड 


घसम 


। 


132 केवी 
132 केवी 


पुसानी 
डीसी पर 


योजनापड 
योजनापड़ 


धसम 


पुसायी 


भसम 


132 केवी 


योजनापड़ 


डीसी पर 

पुरासी 
डीसी पर 


धसप 


132 केवी 


योजनापस 


पुलांसी 


27 दियोक में नोट गोरमा - ननिरा12 केवी 

डीसी पर पानी का पुलधापिलधी 

गुवाहाटी मैडिकल कॉजेन जीधाईपना 
231 | चापाठोपा [ 4 - पुपपी ) 
22 मिलापत्पर 


धरम 


पजिनापर 


घसम 


घरम 


25 


धरम 


योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


भसम 


घसम 


धसम 


13233 केवी 
ISERS केवी 
1233 केवी 
13285 केपी 
1263 केवी 
1233 केवी 
132 केवी 
13233 केवी 
13233 केवी 
1383 केवी 
13233 केवी 

400 केवी । 
400 / 132 केवी | 
132 केवी 


ਦੀਵਾੜਾ 
टीधारपफ 
टीधारपुफ 
टीधारएफ 
टीपारफ 
टीपारएफ 
टीधारपफ 
टीधारपुफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 

डीसी 
टीधारपफ । 
डीसी 


धसम 


पजिनापड 


214 | पलटनबाजार 
25टंगला 
26 | सम्पत्पर 
237 | तेजप्रत्यू 
21 टिचोक 
234 | धालीगांव 
2- 0 | लापागरी 
201 | फाल - पोरवाल 
2 - 2 पाँउपाल सब स्टेशन 
41 रोनों छोरों पर पे उपलकों के उन्नयन सुधार के | 


घरम 


धाम 


घरम 
पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 


योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


साप 


। 


पर्नपान12 केवी फाल | पीजी)- पपप 12 केवी 
पुलांनी एमपनपीसीपल सानिधारषोडषयूका 
उपयोग करने का उच्च क्षमता वाले कंडक्टर के 
साप 132 केवीफाज पीनी)- प्पम 132 केवी 

डीसीलानि 
2 - 4 | जोक्टक डीएल - रेंगपंग 132 केवी डीसी 

जोस्टक डीपल - निंगशेडोंग 132 केवी डीसी 

फाल- निंगलोंग 
247 | गंफानोल में पिमफास स्टेट)- कारोंग । 

पोउपज 182185 केवीलपस्टेशन कोंगपा-कानिंग 
132 केवी टीनी नानिवर्तमान एक सम्टि + 
इस योजना के तहत अन्य प्रक्टि ) के एक प्रक्टिका 

पुजवापिलधी 
2 - 3 गांगपोकपि - कोंगपा 132 केवी दितीय प्रक्टिकी 

ट्रिनिंग 


पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 


132 केवी 
132 केवी 
132 केवी 


डीसी 
उसी 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 


132 केवी 


डीसी 
डीसी 


132 केवी 


पांजनापह 


पापपुर 


। 


132 केवी 


प्रयांसी 


। 


योजनापड़ 
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। 


पपिपर 
पपिपुर 


132 केवी 
132 केवी 


पानी | योजनापड़ 

योजनापड़ 


प्रयासी 


काकांचंग - कोंगपा 132 केवी समिट की ट्रिानिंग । 
कानिंग- चूरापुर 132 केवी दितीय शक्टिकी 
ट्रिनिंग 
रेपप - काटोंग - कीईिमा 132 केवी पयासी 
जानिके भाग के रूप में पम - काटोंग - पापी 
पिपिपुर- नागालैंडपॉईटाकाजीपोडार 
टॅगपंग - तामंगलोंगडीसी पर पलासी 


पपिपुर 


132 केवी 


प्रयासी 


योजनापड 


पपिपुर 


132 केवी 


योजनापड़ 


पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 
पपिपुर 
मेघालय 


1S23 केवी । 
___ 132 केवी 

1SERS केपी 
1283 केवी 
132 केवी 
15283केवी 


डीसी पर 

प्रयासी 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड 


टीधारएफ 


220/ 132 


टीधारपफ 


पेपालय 


गंफाजोल 
15 | निंगपोटोग तिीय टीएफवार ) 

| निस्पिाप [ दितीय टीएच्या 
307 | कोंगपातिीय टीपुमार 
2 | नागलोंग [ThT एमपी 
- | उटात 
310 | न्यूशिलांगाजीपापिन 
311 पानगपाजीधापन [ उन्नयन 
12 | पिंटनीहाट किलिंग] - पोनर्गप - न्यू शिलांग सानि | 
38 पिंको में एपपलपापी - बोस्पित 132 केवी 

डीसी सानि के दोनों प्रक्टिों का पुजधानिधी 
314 | फुलवारी- पापपत्ती 
315 
315 | फुलबारी 
SIT | न्यू शिलांग 
S तस्पिन पापी में निरिखम - धानोज 132 

केवी पुत्री का पुलधापिलधी 
खंगन - चोंगटे । केवी पर वाशित 
नॉग? - पुग्न - गटसँग [ वी परपाशित) 


पंपालय 


220 / 132 
220 केवी 
132 केवी 


टीधारपफ 
डीसी 
डीसी 


मेघालय 


मेघालय 
पेवालय 
मेघालय 


132 केवी 
SERS केपी 
13233 केवी 
13233 केवी 
132 केवी 


डीसी 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीवाटपफ 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड 


पंपालय 


मिजोरम 


319 


मिजोरम 


एससी 


132 केवी 
132 केवी 


। 
। 


मिजोरम 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


प्रयांनी 


केवी 


मिजोरम 


132 केवी 


पुनानी 


पजिनाप 


21 टिपल-कोलानिंच 132 केवी पनांनी केपी 

पर प्रचालित पिपान ) 
22 | बम्पू फलेंग - परपारा 


मिजोरम 


132 केवी 


योजनापड़ 


डीसी पर 

प्यासी 
टीधारएफ 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


टीधारएफ 


23 लंगरसेन न्यूनपस्टेशन 
324 | उपयू फलेंग 
27 पारपारा 
326 न्यूकोडिमा - मोकोकचुंगा पीनी) 


मिजोरम 
मिजोरम 
मिजोरम 
नागाट 


132 केवी 
1265 केवी 
132165 केवी 
220 केवी 


टीधारफ 


योजनापड़ 
निर्माणाधीन 


डीसी पर 

पुलासी 
2 - डीसी 


नागालैंड 


132 केवी 


। 


योजनापड़ 


नागालैंड 


132 केवी 


योजनापड़ 


27 | फोटो में कोड्मिा - मेजूटी किफायर) 132 केवी 

डीसी सानिका पुजवाणिजषी 
जाँगनाक में पोकोक्नंग नागालैंड ) - परिपाती 

| [ धनम) 132 केवी डीसी जातिका पुलधापिलधों 
32 - | न्यूमोहिमा जडिमा) - न्यू सेटेरिएट कॉम्प्लेक्स 

न्यूकोड़िसा कोईमा - पीटा सानिका 
पुजवाणिजयी 
त्पनींग - जोगलेंग 


योजनापड़ 


नागालैंड 
नागालैंड 


132 केवी 
132 केवी 


डीसी 
डीसी 


योजनापड 


31 


नागालैंड 


132 केवी 


डीसी पर 


योजनापड़ 


पसांत्री 


नागालेट 


योजनापड़ 


2 | जन्पोटो के साप पोटा- पोकोकचंग नागालैंड) 

जॉगर्नक 
4 | लौंगजेंग 
33 पोटटिएट कॉम्प्लेक्स कोइिंसा [ न्पो सपस्टेशन 

30 फूटनेरी 
387 | जन्पोटो 


नागाजेंट 
नागालैंड 
नागालैंड 
नागालैंड 
नागालैंड 


132 केवी 

टीसी पर 

पुरात्री 
132 केवी टीधारफ 
ISAR केपी टीधारएफ 
1325 केवी टीधारपफ 
SENS केपी टीपारएफ 
SERS केवी || टीधारएफ 


योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
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| 


नागालैंड 
त्रिपुरा 


12 केवी | टीधारणफ । 
132 केवी डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


म 


त्रिपुरा 


132 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


। 


निपुरा 
त्रिपुरा 


132 केवी 
132 केवी 


डीसी । 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


132 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


योजनापड़ 


डीसी 
डीसी 


पजिनापड 


त्रिपुरा 
त्रिपुटा 
त्रिपुरा 
त्रिपुरा 
निपुरा 
निपुरा 
त्रिपुरा 


डीसी 


132 केवी 
132 केवी 
132 केवी 
132 केवी 
132 केवी 
132 केवी 


डीसी 
टासी 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
पोजनापड़ 


। 


। 


त्रिपुरा 
त्रिपुरा 


132 केवी 
132 केवी 


डीसी 
डीसी पर 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


प्रयांनी 


त्रिपुरा 


टीधारएफ 


पोटा 
| उन्च क्षमता ! पुचटीएलएल के साप यूटनमाननगर 
[ टीपललिीज - सूटनपनिनगर [ टीपीसीबी) 182 
केवीजानि 
उच्च क्षमता एचटीपूजन के साप पीके पारी 
टीयसिीएल ) - पीके पारी[ टीपीसीपी) 182 

केवी डीसी जानि 
341 | टोटिया - रविंटनगर 
342 गोकुलनगर में यूटनपनिनगर- रोटिया 132 केवी 

डीसी जानिके एक सक्टिका पुलपापिलधी 
43 | पनि में पीक पारी- धंचानाका पुजवाजी 
344 लाशनगर- धर्मनगर 
34 | पिंटनगर- पोनिया 

4 | उयपुर - पागाफा 
347 पागाफा- पंजीनिया 

पंजानिया - सपटप 
| धगरताना टिपता - धालापिलटो 15 
केपी सांत्री सानिका पुलपापिलधी 

उदयपुर- थपरपर 132 केवी डीसी जानि 
31 पगाफा - सतचंर 132 केवी डीसी पर पुलांनी 

जानि [ पर्नपान पागाफा- सतर केवीलानिके 

कॉरिडोर का उपयोग) 
352 रपिंहनगर 
33 गोकुल नगर 

| पोन् 
555 

| पागाफा 
537 | सपरूप 

पहिमपाइनापारा 
15 | सतर 
ज 

पपरपुर 
1 | लाशनगर गौटानगर) 
12 उदयपुर 

| पंपासा 
14 धालापी बोच 
जज जिरानिया 
11 | पप्नकालन -III 

तुगलकापार सप स्टेशन 
| चंहावल जीवाणिया । 
| टिकटी बनीधाईपल 
| संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पग्लनीटीएन ] 

जीपाणिन 
371 गोपालपुर जीधापन 

र | Sला । जफ्फरपुर। टिकलां 
33 | परेला लव स्टेशन 
374 | सनी पढ़ी जीवापिस 
375 | शालीपारपाग जीपाणिग्न 

धपुरजोधागिन 
आ | पीटीपीएल नीषाणिन 
STE | भरतल जीवापिस 


त्रिपुरा 
त्रिपुरा 
निपुरा 


पजानिया 


त्रिपुरा 


13233 केवी 
132133 केवी 
1283 केवी 
13265 केवी 
ISER केवी 
1325 केवी 
13283 केवी 
132183 केवी 
13233 केवी 
1325 केवी 
13233 केवी 
1523 केपी 
13233 केवी 
13233 केवी 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


त्रिपुरा 
त्रिपुरा 
त्रिपुरा 
त्रिपुरा 
त्रिपुरा 
त्रिपुरा 


टीधारएफ 


टीधारपफ 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 
निपाणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


निपटा 


निपुरा 
त्रिपुरा 


टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधाटपफ 


दिल्ली 


22055 


दिल्ली 


E2016 


. 


22055 


दिल्ली 
दिल्ली 
दिल्ली 


22055 


टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 


22055 


22056 


टीधारएफ 
टीपारपफ 


22056 


दिली 
दिल्ली 
दिल्ली 
दिल्ली 


22056 


टीधारएफ 


22056 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


22055 


टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 


दिल्ली 
दिल्ली 
दिल्ली 


। 


22056 


22056 


टीधारफ 


दिल्ली 


22055 


टीधारपफ 
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22056 


ਦੀਵਾੜਾ 


22068 


टीधारपफ 


टीधारपफ 


दिल्ली 
दिल्ली 
दिली 
दिल्ली 
रिली 
दिल्ली 


22033 


टीधारएफ 


- 


220/ 38 


टीधारष्फ 


22083 


441 


220 


दिल्ली 


22038 


22038 


. 


दिल्ली 
दिल्ली 


2208 


योजनापड़ । 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 


22083 


22033 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीपारपुफ 
टीधारएफ 
टीधाटपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारपुफ 
डीसी 


22033 


दिल्ली 
दिली 
दिल्ली 
दिप्ती 
रिली 
रिसी 
दिल्ली 
दिली 
दिल्ली 


2208 


22083 


22058 


22083 


22038 


220 केवी 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


379 | मयूर विहार जोधागिन 

| पनिरपोतिरिक्त ) 
31 | पीरागही पतिरिक्त 
2 | लोधी रोड जीवापिस धतिरिक्त 

| पन्नापी पाग जीवापिस 
4 पहाटानीवाग नीधाग्नि 

| कटोल पागनीषाणिन 
3 | पटपड़गंज [ तिरिक्त ) 
37 | गीता कॉलोनी तिटिपता) 
म पुषाविपिपल ( सीकटप ) 

| जसोलाजीधाग्नि 
भावनगर नीषाणिन 

धोखला प्रतिषापन) [ 110 - 100 ) 
32 | नेहरू प्लेस जीपाणिन 

नटेला प्रतिस्पापन ] [ 150-100 ] 
324 | ननगला प्रतिस्पापन ][ 150- 100 ) 
3 पेटीती प्रतिस्पापन] [ 110- 100) 
G | गोपालपुर सब स्टेशन 
17 | पीपी - || के चमनोजी -नारामपाका 
| पलपाण्जियों 
तुगलकाबार में परस्पर टीपीपल - पेटौंजी का 
पुजवापिनधी 

टिही वर में नरेला - मंडोला का एनानिधी । 
420 | दारका - परेला 
401 शालीपारपाग - संजय गांधीट्रांसपोर्ट नगर 
42 | धापिी - पार्क स्ट्रीट - प्लेक्ट्रिक लेन केवल ) 
43 पीरपुररानी सब स्टेशन पालीटी-1] 

पुलग्निी -1 पाणिपटी पानेसट सब स्टेशन 
15 | सोंटा सवस्टेशन दितीय टीएफ) 
15 | गुमापसेफ्टर - जीधापिन 
447 | गुल्माप सेक्टर - सब स्टेशन 

गुलमाप सेक्टर - 20 ( बीकटप) 
| पंचगांव 
410 ] पिंजोर सबस्टेशन 
411 पंचाला सेक्टर - 32 सब स्टेशन 
412 | गुमापसेफ्टर - 55 
415 पलपल बडीकटप) 
414 | पीरपुरकाजी सबस्टेशन पालिीटी - 2] 
4115 गुडगांव सेफ्टटका 

16 | टोज - का -सिंधी 
417 | टानोबरी सब स्टेशन 

पकाना सबस्टेशन 
4100 सेक्टर -5 सोनीपत सब स्टेशन 

करनाल सबस्टेशन 
421 पंचगांप सप स्टेशन 
42 | रोज - का -सिंधी 
423 | धारनी सी सोनीपत सब स्टेशन 
424 | पुपला सबस्टेशन 
42 | जीवापुल सेक्टर 7 फरीदाबाद सब स्टेशन 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


22055 


220/ 56 


22055 


। 
। 


डीसी 
डीसी 
पुपासी 
पुलांनी 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
ਦੀਵਾਲ 
टीधारएफ 


22056 


22056 


22056 


22055 


रिली 
रिल्ली 
दिल्ली 
दिली 
रिली 
इंटियापा 
इटियापा 
इंटियापा 
इटियापा 
इटियापा 
इंटिपापा 
इटियापा 
इंटियापा 
इटिपापा 
इटिपापा 
इटिपापा 
इंटियापा 
इंटियापा 
इटियापा 
इंटियापा 
इरियापा 
इंटिपापा 
इटियापा 
इंटियापा 
इटियापा 
इटियापा 
इंस्पिापा 
इंटियापा 


22056 


22055 


। 
। 
। 


22066 


टीधारपफ 


निपापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निपिाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 


E2055 


टीधारएफ 


22056 


टीधारएफ 
टीधारपफ 


22055 


22055 


टीधारफ 


22055 


टीधारएफ 


411 | 


22055 


22083 


22033 


220/ 38 


टीवाटप 
टीपारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 


। 


22058 


22038 


22068 


। 


2203 


टीधारपफ 
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220/ 132 


426 | जोस्पिन बालीकटप) सब स्टेशन 
427 | फोरवाल (बलीकरण 

दाधिपना बाटीकरप) 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 13 


220/ 132 


। 


220 / 132 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 132 


टीधारपफ । 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीपारपुफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपुफ 
टीधारपफ 
ਦੀਵਾਲ 
टीधारपफ 
टीधारपुफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


220/ 132 


46 | रोसर 


220/ 132 


220/ 132 


। 
। 
। 
। 


न 


इटियापा 
इटियापा 
इटियापा 
इंटियापा 
इंटियापा 
इटिपापा 
इंटियापा 
इटियापा 
इंटियापा 
इरियापा 
इटिपापा 
इटियापा 
इटिपापा 
इंटियापा 
इटिपापा 
इंटियापा 
इंटियापा 
इंटिपापा 
इटिपापा 
इंटियापा 
इंस्पिापा 
इटियापा 
इंटिपापा 
इटियापा 
इटियापा 
इटियापा 
इंस्पिापा 


220/ 132 


220/ 132 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
निपिाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


220/ 132 


220/ 152 


220/ 132 


220 / 132 


टीधारफ 


। 
। 


220/ 132 


टीधारएफ 


220 / 152 


टीधाटपफ 


220/ 132 


220/ 132 


431 पोहानायीकरण) 

सेक्टर 4 जीवाणिग्न सब स्टेशन 
432 सेक्टर- जीपापिल गुड़गांव सब स्टेशन 
453 | जीपाईपल सेक्टर - 45 फीरापार सब स्टेशन 
434 पटही सवस्टेशन 
435 | सेक्टर - 17 जीपाणिन गुडगांव सब स्टेशन 

सेक्टर - जीपाणिन सब स्टेशन 
437 | पुचपनवाधिाद्रिीसी टाप सब स्टेशन 
41 झाडेरा सब स्टेशन 
439 | सेक्टर- जीवाणिय सब स्टेशन 

| सेक्टर - 35 फीरापार सवस्टेशन 
41 पहाडी सब स्टेशन 

नोनार सब स्टेशन 
443 | जोहारी जल सपस्टेशन 
444 | जीपापिन राय सब स्टेशन 
4 रोजीषहीर सब स्टेशन 
4 | सेक्टर - 107 जीपाणिन गुडगांव स्टेशन 
447 | नीपवाला सब स्टेशन 
44 पजलारी वेरा सवस्टेशन 

जीवापिस सेक्टर-6 फीरापार सब स्टेशन 
काबटकर निर) नरवाना- मुंडका पुजवाणिजयी 
41 | जन्नी - राय जानि 
42 | सेक्टर में गुड़गांव के सेक्टर- 12 - सेक्टर 2 [ ] 

का पुजवालियों 
सेक्टर - 107 में नना पानटा - लिनापार के एक 

सक्टिका पुजवाणिजधी 
44 | भाइयोन में पेड़ोवा - काल का जवाणिजधी 

नना पाना - नना पाना 
4 . पंचकूला सेक्टर में पानपुर- कनिहट सानिका 

पुजधानिधी 
पंचगांव 400 केवी - पंचगांव 220 केवी 
पंचाला पीजीसीधापिल)- पंचकूला सेक्टर 
फाटानगर सब स्टेशन में धनोडा- दौलताबाद 
सानिका पुजधानिधी 
सेक्टर सब स्टेशन में पफनीपीपी - पीपीएमपी 
समयपुर पीजीसीधापिल ] सानिका पुजधानिधी 
अगटगांव सवस्टेशन सितापार - पउलानि 
का पूजधापिलधी 
गुडगांव सेक्टर पलिताचार - पानेसर लालिका 

पुक सक्टि का पूजधानिधी 
म सेक्टर- 45 सबस्टेशन के पाला- पाली में रोनों 

सक्टिोंका पुजवाणिजधी 

भिवानी - भिवानी 
1955 भिवानी - शारपल 
का पलपीजीनीधापिला - नीपवाला 
47 | भारलोन परतटा - कोल का पजधानिधी 
41 मेझावेरा सब स्टेशन में फतेहाबाद - टानियाजाति | 

के दोनों प्रक्टिों का पुलधापिलधी 


220/ 132 


220/ 132 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


ਦੀਵਾੜਾ 
टीधारपफ 
टीपारएफ 
टीधारएफ 
2 - डीसी 
डीसी 
डीसी 


इंटियापा 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


इरियापा 
इंटियापा 
इंटियापा 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


ITT 


इटियापा 
इरियापा 
इटियापा 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


1 . 


हरियाणा 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


इटियापा 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


12 


इंटियापा 


220 केवी 


। 


डीसी 


निर्माणाधीन 


इंटिपापा 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


इटिपापा 
इटियापा 
इंटियापा 
इटिपापा 
इंटियापा 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
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। [ 


] 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


[ ] 


220 केवी 


। 


डीसी 


निर्माणाधीन 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


472 


220 केवी 


। 


पुपाली 


निर्माणाधीन 


220 केवी 


पुपाली 


निर्माणाधीन 


220 केवी 


। 


MC + डीसी 


निर्माणाधीन 


40 केवी 


2:- डीसी 


योजनापड़ 


401132 केपी 


टीधारपफ 


योजनापड 


22058 


22038 


बाटकर जिर) पीजीसीधापित सब स्टेशन में 

इंटिपापा । 
नरवाना - मुंडलानिकेटरीनों सक्टिोंका 
पुजवाणिजषी 
टोज -का -पिधी में सेक्टर 72 - टांगता टानपुट जानि | इंटियापा 

के दोनों अक्टिों का पुलधापिलधी 
471 गुडगांव सेफ्टर - 77 सब स्टेशन में पाशाइपर हटियापा 

धाषिपटी पानेसर जाति के एक सक्टिका 
पुजवानिधी 
पिंजौर में परनपुर- पट्टी के दोनों पक्टिों का 

इंटियापा 
| पुलवानियों 
471 पिनीर सप स्टेशन में निडट-पीनीग्रीधापिल 

इंटियापा 
जानि का पजधानिधी 
पंचगांव पीजीसीधापिल ] - पंचगांध 

इंटियापा 
( पुनधीपीएनपूल जानि 
475 पुनपीपीटीसीपुज दारा 400200 पीएस पर हिमाचल प्रदेश । 

नापपा झाकटी -वजापुर ll केवी डीसी 

सानिका पूजधापिलधी 
476 | पुचपीपीटीसीएलटारा 407 132 केवी सब हिंसाचल प्रदेश । 

स्टेशन [2X3 15 एपषी पूलिंग स्टेशन की 

पापना 
477 स्पिन सवस्टेशन 

हिमाचल प्रदेश 
473 || साल पप स्टेशन 

हिमाचल प्रदेश 
471 झंडा सप स्टेशन 

हिमाचल प्रदेश 
कटन - चपेटा -||[ पीनी] 

हिमाचल प्रदेश 
431 | झंडा- इकोटि 

हिमाचल प्रदेश 
22 | स्नेल वटा वा - इतकोटि 

हिमाचल प्रदेश 
4 | चारोट- पनाला 

हिमाचल प्रदेश 
बाबानोली डोजी पुनापी- जाल जीवापिस हिमाचल प्रदेश 
माइतकीट - प्रगति नगर 

हिमाचल प्रदेश 
| टिडोंग - । कासांग - भाषाका पुजवाणिजधी । हिमाचल प्रदेश 
कोटि - कास्पन 

हिंसाचन नरेश 
का कारगिज नप स्टेशन 

जधीर कपीर 
4हान सवस्टेशन 

जम्मूधीर कपीर 
420 | | जे पंड के बाजरती सब स्टेशन 

जम्मूधीर कपीर 
4. 1 जि पंड के जेह सब स्टेशन 

जधीर कपीर 
402 | परम सब स्टेशन 

जपूधारकः पीर 
403 | हियक्ति नपा) 

जमधीटकापीट 
434 | जस्लीपोरा जीधाईपला 

जम्मूधीर कपीर 
4 | यांचा लप स्टेशन 

जप्पूधीरकपीर 
4G कस्या-II ( पट्टी सबस्टेशन 

जप्पूधीर कपीर 
107 | चौपाधी सप स्टेशन 

जमधीरकपीर 
4. 1 | पाटपोरा तापिाल जीवापिस) 

जप्पूधारका पीर 
20 नागोटा सव स्टेशन 

जधीर कपीर 
0 जैनकोट सटीकटप ) 

जमधीर कपीर 
जागा घालरटंग सब स्टेशन 

जपूधारकापीर 
12 | अपारगड़ में नैनकोट- राजिनाका पुजवाणिजधी जम्मूधीर कपीर 
गरा- पीरपाजार 

जप्पूधारकर पीर 
14 | जैनकोट - धालरटेंग – मीरपानार 

जपूधीरकपीर 
05 जटपाल सिंड स्टेशन मेंडीरानगर- बीसनाका जीर कपीर 

एजधापिलषी 
पीरपानार - घरटेंग जानि का न्यूपानपोहतक | जपूधीरकपीर 
विस्तार 
तैलपाल घजुटेंग- त्यूपानपोइके एक साक्टका | जम्पूधीर कपीर | 


2012 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
प्रयासी 
टीधारएफ 
टीधारपफ । 
टीधारफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीपारपफ 
टीपारएफ 


22055 


22056 


22056 


22055 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निपापाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपिाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाणाधीन 


22018 


22033 


22035 


22083 


22083 


22038 


220/ 


22033 


टीधारपफ 


220 / 132 


टीधारपफ 
टीधारएफ 


220 / 152 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


2 . डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


220 केवी 


डीसी 


निपापाधीन 


220 केवी 


। 


डीसी । निपिाधीन 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


167 


जधाटकः पीर 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


जम्मूधारकापीर 
जपूधीरकपीर 
नधीरकपीर 


220 केवी 
220 केवी 


पुजवाणिजधी 
जस्लीपोरा में घागरा -मीरपानारलानि का 
पुजधानिधी 

न्यू पानपोड- पीर पाजार जानि 
F10 यांचा में हीरानगर-किपाका पुलधानिधी 
511 कथा-II ( पट्टी) में पिन -हीरानगरका 

पुजवाणिजधी 
F12 वगरा- पुर्गम - जैनकोट 
513 जस्लीपोरा में पगा - पीरपानार का पुजवाणिजयी 
514 | अपारगह डेजिना ) - जैनकोट ( तीय सस्टिा । 
15 | वासरती - जेहाधारटेंग-हास-कारगिल- बाजरती 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220 केवी 


डीसी 


जम्मूधीर कपीर 
जीर कपीर 
जपूधारक पीर 
जप्पूचीट पीट 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
प्रसासी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


परासी 


। 


प्रयासी 
पलानी 


जधीर कपीर 
जम्मूधीरकपीर 
जधीर कपीर 
जधीर कपीर 
जप्पूधीर कपीर 
जपूधीर कपीर 
जम्पूधीर कपीर 

पंजाप 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


22055 


पजाप 


22056 


पंजाब 


22055 


पजाप 


22016 


पजाप 


22055 


प्यासी निपाधीन 

निर्माणाधीन 

निर्माणाधीन 
पुरानी निपिाधीन 
पुलांनी निर्मापाधीन 
पनांनी निर्माणाधीन 
प्यासी । 

निर्माणाधीन 
टीधाटपफ निर्माणाधीन 
टीधारपफ 

निपाधीन 
टीधारएफ निर्मापाधीन 
टीधारफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारपफ निर्माणाधीन 
टीधारपफ 

निर्माणाधीन 
टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ निपाधीन 
टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारपफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारपफ निर्माणाधीन 
टीधारपफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ 

निर्माणाधीन 
टीधारपफ निर्माणाधीन 
टीवाटप निर्माणाधीन 


पंजाप 


22055 


पंजाप 


22056 


पंजाब 


22055 


पंजाप 


22056 


पंजाप 


220016 


पजाप 


220/ 16 


पजाप 


515 हाल - कारगिल 
F17 बाजुरटेंग - हास 
SHE | नगरोटा में पार्न-किशनपुरका एजधानिधी 

चौपारी में हीरानगर-ग्लानी का पुलवानिधी 
20 पिन धारणलडी ) - हीरानगर (जिीयनम्टि 
21 जानि कारगिल - परमाजानरकार) 
22 | फयांग [ पीनीलीवापिला -विक्टिनिपटे] जानि 
23 | कोटला नागन सब स्टेशन 
724 || भवानीगर सब स्टेशन 
125 | धरपकोटतिरक्ति 
526 | पहाटग माटेंट ( यीकरण ) 
27 | पाषा पुराना तिति ] 
23 | माजिपुर तिरिक्त) 
F29 | तलपंडी माईतिरिक्त ) 

कांनी तिीयतिरिक्त टीधारएम 
1 पहली [ अरपुरा - वालिटी-| | 
52 | सरना सब स्टेशन पालिीटी- | 

| पनला [ पालिीटी प्रतिरपापन ] 
4 | पेटपाल प्रतिस्पापन [ 100-50) 
15 पार 
36 | होशियारपुर 
537 जाडोपाल 

. पानी सान्या सब स्टेशन 
. फोकल प्वाटनाभा ( बारीकरण ] [ ननीय 

अतिरिक्त 
F4 टानला | 150- 100 
141 करतारपुर । 160 - 100 
FE | पतरन ( पीजीनीधापिल ) सब स्टेशन में पतरन - 

ककरालाका पुजवाणिजधी 
F43 | 220 केवी होशियारपुर में 220 केवीनाकोपर 

रेहानाट्टनलानिके एक सक्टिका पुलपाणिजधी 
74 पर जीएनटीपी - तलवंडीका पूजधानिधी 
45 | पुकातसर - पालोट 
44 | बधियाना- रोटाहा 
47 | नामोरट- रेहाना 
FE 

गोपाल साहिप - पौष्टियानवाला 
220 केवी लाडोवाल में 220 केवी पटान 
फिटोनपुर रोड [ धियाना) के एक प्रक्टि का 
पलधापिलधी 


22055 


पंजाप 


22056 


पंजाप 


22016 


पंजाप 


22055 


पंजाप 


22056 


पंजाब 


22056 


पंजाप 


220/ 132 


पंजाप 


220/ 152 
220 केवी 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


पजाप 


पजाप 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पंजाब 


पंजाप 


पजाप 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


पंजाप 


पजाप 


पजाप 


220 केसी 


168 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIL _ SEC. 4 ] 


पजाप 


220 केवी 
22 कपी 


| 
। 


डीसी 
डीसी 


पंजाप 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 


पजाप 


220 केवी 


डाली 


पंजाप 


220 केवी 


डीसी 


पजाप 


220 केवी 


टीसी । 


ज धानटाल जागरांपका पुजवाणिजयी 
11 | पांगा - महकता 
12 | राजपुरा- वीगा 
SSS करतारपुर में पीजीसीधापिल जालंधर- कोटला 

जंगन [ नाकोट] जानि के दितीय प्रक्टि का 

पुलधापिलधी 
14 पति- पाइट 

नकोट- जाधोपाल 
656 पाव - धजगांव 
17 | पाव - रशियाना 

शाइपर काडी चरप - । धीर चरप - ।। पंधारणलपी 

पटना के एक सक्टिका पुलधापिलधी 
FF . साइपर कांडी चटप - धीरशाइपर कांडी चटप 

चटप - || 
पुकातसर - कोटापटा सस्टि - । 


पंजाप 


डीसी 


पजाप 


। 


डीसी 


2 केपी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


निपापाधीन 
निर्मापाधीन 
निपाणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


पंजाप 


डीसी 
डीसी 


पजाप 


पंजाप 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पजाप 


220 केवी 


निर्माणाधीन 


डीसी पर 

प्रयासी 
डीसी पर 


11 नामा - भवानीगर 


पंजाप 


220 कली 


निर्माणाधीन 


एसांनी 


टाजमान 


400 केवी 


डीसी 


पोजनापड 


टानपान 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


टाजस्मान 


400 केवी 


टीसी 


योजनापड़ 


टाजम्मान 


400 केवी 


आत्या 


योजनाप 


टाजपान 


40 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


टानरपान 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


टाजस्मान 


400 केवी 


डीसी 


योजनापस 


टाजमान 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


12 | 400 केवी डीसी रापगड जैसलमेटा - धकाल 

( जैसलमेटा सानि [ टिपन पूना 
18 400 केवी डीसी टापग :- माडला जानि (हिपन | 

पूजा 
14 4in केपी डीसी माडला - पीकानेर जानि मंड 

पून 
400 केवी पुलामी जोधपुर - पेटता जानि (हिपन । 
पून) में 410220 केवी पूलिंग स्टेशन माडलाने 

पुजवाणिजधी वाट तक 400 केवी डीसी जाति 
FIF 4llin केवी डीसीपीकानेर-सीकर 

[ पीजीसीधापिली लानि टिपन पून ) 
400 केवी डीसी पारपेट- भीनपान 
( पीजीसीधाईएल सानि टिपन पून) 
| 41 केवी डीसीधकाल- जोधपुरन्पा जाति 
क्विंट पून) 
400 केवी डीसी जैसलमेट- : पारपेटलानि 
150 किलोमीटर का निर्माण 

400 केवी डीसी पारपेट- भीनपाल 
( पीजीसीधाग्रिला जानि - 140 किलोमीटर का 
निर्माण 
400 केवी पुलांसी जैसलमेट- 2 धकाल जानि 
50 किलोमीटर का निर्माप 
til220 केवी,IX00 एमवीए धीर 
220/ 132 केवी, 13283 केवीकेसाप - 150 
पुमपीए, 400 केवीके खाप रामगह जैसलमेंट में 
2x405 पुपवीप पूलिंग सब स्टेशन जीएमपुल , 
1x125 पुपपीधार , पनरिएक्टर धीर 400 केवी 
डीसी टापग : - मालालानिके लिए - 

पुपपीधार जानिरिएक्टर 
STS li220 केवी, X 315 एमवीए धीर 

220/ 132 केवी, 15285 केवी के लापx10 
पुपपीए, 400 केवी के साप माडला जोधपुर में 
24. 50 पुसपीए पूलिंग सब स्टेशन जीपलपल , 
1x125 गुपपीपधार पनरिएक्टर धीर 4 -50 


राजमान 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड 


11 


टाजम्मान 


400 केवी 


प्रयांसी 


योजनापड़ 


T 


टाजमान 


4110/ 220 केवी 


वाटपफ 


योजनापड़ 


टाजमान 


410/220 केवी 


टीधारणफ 


योजनापड़ 
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टाजम्मान 


. 


400220 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड 


11 


टाजपान 


40220 केवी 


mmer 


योजनाप 


TE 


टाजमान 


410220 केवी 


योजनापड़ 


टाजम्मान 


220 / 132138 


राजमान 


220/ 132 


टानपान 


220/12 


टाजमान 


220 / 13 
220/ 13 


राजपान 


टाजमान 


220/ 132 


टाजमान 


220/ 152 


टाजस्मान 


220/ 132 


टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीपाटएफ 
टीधारपुफ 
टीधारएफ 
टीधारफ 
टीधारएफ 
टीधारपुफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीधारएफ 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निपिाधीन 
निर्माणाधीन 


एपीपधार , 400 केवी डीसी भाइला - पीकानेर 
लानिके भाडला पंड के लिए 40 केवी जानि 
रिएक्टर, भाडला में 400 केवी पूजधानियों 
जोधपुर- पेटता 
प्रस्तावित 400 केवीधकाल - जोधपुर ) डीसी 
लानि , धीर 1x125 एपीएषार 40 केवीपस 
रिएक्टर के लिए 400 केवी , 2-50 एमवीधारशंट 
रिएक्टर जानिटापा के साप 400220 केवी , 
1Xll पुपवीए ट्रांसफॉर्पट की स्पापना केटारा 
400 केवी जीण्यपाधकाल का सीकटप 
प्रगतिनगर में 410220 केवी , 1:315 एमपीए 
जीपापिल सब स्टेशन पाले माईतिरिक्त 
4007220 केवी , 315 एमवीए ट्रांसफॉर्मर 
टनकी धाधार पर धकाल के 1 धीर पारमेंट के दो 
पंज के सापजैसलमेट-2 में 410220 केवी 
जीएसएस का निर्माण 

पुनपीएच जोधपुरनप स्टेशन 
STH प्रतापग उन्नयन | [ 110 -110 ) 
17 | पंडलगायब स्टेशन 

| जालोर। 150-50] 
हिंदन [ 150-50 ] 

मेंउंडा सवस्टेशन 
FF | अतरगा जीपला उन्नयन ] [ जीली-1 ) 
14 | उदयप स्टेशन 
| कोलायत सब स्टेशन 
चल सबस्टेशन 
पन्न सब स्टेशन 

| रापगासवस्टेशन 
FEL नपलगायपरटेंशन 

रिटा गांधी नगर - सीतापुर उन्नयन) । 
| निंपाइँटा - प्रतापगड़ प्रतापार - चितोडगा 

जानि 
12 जेशाना - धजटलानि 

जोधपुरन्म - झालमंड टीक 
54 जयपुरनॉ400 केवी जीएनएम) - मनोहरपुर 

( टर्नकी) तपा पुनानीपीवाईए- कास के 

पुलधापिलो तक विस्तारित 
15 

प्रतापग :- चित्तौडगलापाकी भाग)। 
FIE पनपेट [ 400 केवी) - भेडा टीक ) 
ET | जोधपुर [ 410 केवी जीएनएन ] - पानर 

जोधपुर सीएचपी- यूटनागर 
" | जोधपुर - पालीटीक ) 
GO | जोधपुर - पुनपीएनजोधपुर 
01 | पीएम चिन्न- भाडला 

यूटपोरा - पानर जानि 

गननेट - अरगड जानि [ नीत्रिी !] 
64 पकिारन में चंदन -पोकाटनका पुजवाणिजधी 
ना कोजापत पै कोलायत पन्नूका पुजवापिजी 
का पीएम पन्नू में पीएम - पन्नू का पूजधानिधी 
नाधिकाल- जैसलमेर - जानि जीलिी -1) 


टानरपान 


220/ 132 


टाजपान 


220/ 132 


टानरपान 


220/12 


टाजमान 


220/ 132 


राजपान 


टानपान 


220/ 132 
220 केवी 
220 केवी 


1 


राजमान 


टाजपान 


डीसी 


टाजमान 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


। 


डीसी 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


राजमान 


डीसी 


टानरपान 


। 


टानपान 


राजस्थान 


टाजपान 


टाजस्मान 


टाजमान 


टाजमान 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केपी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी । निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्मापाधीन 
डीसी निपाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
टीसी निपाधीन 
डीसी 

योजनापड़ 


टाजस्मान 


टानरपान 


IHEIG 


राजरूपान 


टाजपान 


टाजपान 
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टाजपान 


| 
। 


टाजस्थान 


निर्मापाधीन । 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


टाजपान 


प्रसांनी 
प्रसासी 
पुरानी 
प्रयासी 
प्रयांनी 


राजमान 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
765 केवी 
T6 केवी 
76 केपी 


योजनाप 


टाजपान 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


2: पसानी 
एमाली 


योजनापड़ 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


पुलांनी 


उत्तर प्रदेश 


T65 केवी 
___ TGF केपी 


उत्तर प्रदेश 


पुलांनी 
पुरांसी 
टीधारपफ 


निर्माणाधीन 
निपापाधीन 
निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


THEN केपी 


FIL 


उत्तर प्रदेश 


T651400 केवी 


। 


__ टीवारएफ 


। 


निपाधीन 


उत्तरप्रदेश 


THEN00 केपी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


तरकालीसिंध टीपीएल - भवानी पड़ी 

| धोड - टा रामगर 
10 निटड़िी - पिंडवारा 
611 || बंधन - नवलग जाति 
G2 | सिंकट- नवलगडलानि 
GB | पारा- पनिपटरी 76 केवी पलासीलानि 
614 | पपिपुटी - मेंटटनोपड़ा केवीपमाली 
15 मेटर नोएडा के पीजीसीधापिल धागा - पेटक 

T65 केवी पुलसी जानि का पूजधाणिजयी 
115 

झपट - मेटर नोएडा केपी प्रशासी जानि 
G17 धन्नापाराडी उन्नावात केवी गुलामी जानि । 
GE पापुरी में 2x1000 एमवीए 7. 3 एमपीए, 

| 1 फेज यूनिट के साप न्यू7651400 केवी सबस्टेशन 
पासिटी 
मेटर नोएडा में 2x1500 एमपीए7: एपषीप , 
1 फेन यूनिट) TH5400 केवीके लाप न्यू 
T651410 सबस्टेशन 
हापुड में 765400 केवी2x1500 एमवीए 

धाग्रिीटीके नापास केवी सबस्टेशन की स्थापना 
G21 करचाना-पारा 40 केवी पंड डीसी जानि 
G22 करनाना - टीपा टोड प्लाापार | केवीपेड 

डीसी जाति 
पणिपुरी 765 केवी यूपीपीसीएल - पपिपुरी । 

केवी पीजीसीधापिल 400 केवीपेड डीसी नानि 
G24 टीवा टोड प्लाहापार - पांडा 400 केवी पर 

डीसी जानि 
क पांडा - धो केवी पेट डीली जानि 

धोरी - पपिपुरी 765 केवी यूपीपीसीएल 

केवीपैट डीसी जानि 
27 | उन्नाव - मैनपुरी 76 केवी पाली जानि 
25 | मैनपुरी-डापट 765 केवी पलासी जानि 
24 | पैनपुरी- बलीग : 400 केवी पंड डीसी जानि 

| टांडा - गोंडा 400 केवी क्वंट डीसी जाति 
1 | गोंडा- पाइनहांपुर 400 केवीपेड डीसी जानि | 
62 सुगतानपट टोड -40 वी हिवन पूज में 

सरोजिनीनगर- टी रोडसानिका पूजधानिधी 
धारा 11 केवी टिंपन पूजधोपटा - सुस्तानपुर 
सानिका पुजवाणिजधी 
मेटर नोएडा - सिंकटरावार जानि 400 केवी डीसी | 


। 


डीसी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


400 केवी 
till केपी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


उत्तर प्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


400 केवी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


400 केवी 


4 केपी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


400 केवी 
400 केवी 
400 केवी 
400 केवी 
400 केवी 


डाली 
टीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


। 


400 केवी 


टोली 


निर्माणाधीन 


उत्तरप्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


निपाणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


4lin केवी 


डोली 


निर्माणाधीन 


डीसी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


GST 


400 कपी 
400 केवी 
400 केवी 


। 
। 


डीसी 


निपापाधीन 
निर्माणाधीन | 
निर्माणाधीन 


मेटटनोपडा - नोएडा सेक्टर -148 ) जानि ll 
| केपी डीसी 
झापड - डासना 400 केवी डीली पेट पून जानि | 
हापुड - धतौर 400 केवी डीसी क्वड पूजनानि | 
हापट में मुरादापार पीजी) - मुरादनगर ( पानी) 
400 केवी डीसीक्वंट पूजलानिका 
पुजवापिजयी 
घाट में पुरानगर-मुजफ्फरनगर । कवी डीसी 
क्वंट पूज जानि का पलधानिधी 
नेहतर में अषिकेश - काशीपुर 400 केवी डीसी 
पेट मून जानिपीटीसीपल का पुलवापिजधी 
410220 केवी2 15 एमपीए पालिटी के साप 
प्लाापार के टीवा रोड में 400 केवी सबस्टेशनकी 


[ F 


उत्तर प्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


[ TA 


उत्तर प्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


FL 


उत्तर प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 
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उत्तर प्रदेश 


430220 केवी | 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


400220 केवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारपफ 


निर्मापाधीन 


11 


उत्तर प्रदेश 


Sil/220 केवी 


ਵੀਵਾੜਾ 


निर्मापाधीन 


उत्तर प्रदेश 


। 


400/220 केवी | 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


तर प्रदेश 


40220 केवी | टीधारएफ 


निपाधीन 


उत्तर प्रदेश 


40220 केवी 


टीधारपफ 


निपापाधीन 


111 


उत्तर प्रदेश 


/ 220 केवी 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारपफ 


निर्मापाधीन 


अत्तर प्रदेश 


40/ 132 केवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


4701132 केवी 


टीवाटपफ 


निर्माणाधीन 


। 


220/ 88 


रूपापना 
मेटर नोएडा में न्यू74in केवी सबस्टेशन पर । 

2 -315एपपीए 400/220 केवी 
GS 

पांडा 400220 केवी2316 पुपपीपवालिटी 

के साप केवी सबस्टेशन की पापना 
644 | घोरी 4220 केवी231 पुपषीप वालिटी 

के साप केवी सबस्टेशन की स्थापना 
गोंडा 410220 केवी2-315 एमपीएषाग्रिीटी 

के साप 400 केवी सबस्टेशन की पापना 
LETE लखनऊ में 410220 केवी2- Fill एपषीप 

धासिीटी के साथ केवी सबस्टेशन की पापना 
G47 झापड में 4007220 केवी2x500 पुपवीप 

पालिीटीके लाप40 केवी सबस्टेशन की पापना 
धत्तीर में 410220 केवी2 -500 एमवीए 
पालिीटी के लाप400 केवी सबस्टेशन की पापना 
सिकंदटाचार में 410220 केवी2 पुपपीए 
धालिटीके नाप केवीसपटटेशन की पापना 
डासना में 400/132 केवी2: 41 एमपीए 

धारिसीटी के साप 40 केवी सबस्टेशन की पापना 
11 रिटापुरम में 400220 केवी2 -500 एमवीए 

धारिलीटीके लाप400 केवीलपस्टेशन की पापना 
12 धौ में 400 / 132 केवी2: 200 एमवीए 

धालिटी के साप0केवी सबस्टेशन की स्थापना 
नेहतर में 400 / 132 केवी2: 200 एमपीए 
धारिसीटी के साप केवी सबस्टेशन की पापना 
सीनी सिटी [ पृषाणिस जखनऊ न्यू 

कानपुर रोड लखनऊ 
| पंडोला विहार पूधामीटी- ) 
17 | धत्तीर [ til पुपपी ) 
ता | शपुर न्यपिालीटी-II) 
ता | झडप धालीटी-1 ) 
| पती पालिीटी -1][सडीकटप 200 -150] 
ननोटापाणीटी - सीकरण :00- 100 ] 

सातापपुरा) अपस्टेशन पालीटी- 1) 
GS | चंदौसी संभल पालीटी-II ) 

भरपना टापा [ पालिीटी -1][ीकटप 160 

100j 
त | प्लाझापारीवा टोड) [ 16l एपीए पालिीटी- ।। | 

का समीकरण) 

भेलपुर - पालीटी -II) 
G7 | धपटोहान्यू [ धासिीटी -1) 

परवागोरखपुर सीकरण ) 
धपटोहान्माधाग्रिीटी-II ] 

सानापायीकटप 
71 ] जहांगीरापार ( अलीकटप) [ 150- 100 ] 
T2 | पीलमीत धालीटी 
13 | ताडीनगर सीकरप अप स्टेशना200- 150 ] 
T4 | सीतापुरयालीकटप) सबस्टेशना200 -100 ) 
TH | पील भीत न्यू सवस्टेशनाबालिीटी-II ] । 
TG | नोएडा सेक्टर- 2 सब स्टेशनां समीकरण) [ 160- | 


220/ 38 


22035 


2201 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220/ 15238 
220/ 15233 
220/ 1SE 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीपारपफ 


निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220/1132 


220/12 


220/ 132 


2201132 


उत्तर प्रदेश 


2201132 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


220/ 132 


220/12 


। 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 132 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220/ 152 


टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ निर्माणाधीन 
टीधारपफ निर्माणाधीन 
टीपारफ निर्माणाधीन 
टीधारएफ निर्मापाधीन 
टीधारपफ 

निर्मापाधीन 
टीधारणफ निर्माणाधीन 

टीधारफ निर्मापाधीन 
| टीधारएफ । निर्माणाधीन | 


220/ 132 


220/ 152 


220 / 152 


। 


220/ 132 


220/ 12 
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T7 


। 


220 / 132 


टीधारएफ 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


HTT 


220/ 132 


टीधारपफ 


- - 


220/ 132 


टीधारएफ 


निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


उत्तरप्रदेश 


2201132 


टीधारफ 


उत्तर प्रदेश 


2201152 


टीधारपफ 


उत्तरप्रदा 


220 / 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


[ FSI 


उत्तर प्रदेश 


220/ 132 


टीधारपफ । 


निर्माणाधीन 


[ + 1 


उत्तर प्रदेश 


220/12 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


220 / 132 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


TEE 


उत्तरप्रदेश 


220 /1132 


टीधाटपफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


220/ 132 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


22012 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


220/ 132 


निर्माणाधीन 


220/ 132 


220/ 132 


lij 
नोटा बीकटप सब स्टेशन 200 - 160 ] 

| मेटर नोएडा समीकटप) | 200- 160 ] -बालिीटी-।। | 
TA वर्नायिकटप) [200 - 160] - बालिीटी 

220 केवी सब स्टेशन धाजपग - न्यू 
1 | 220 केवी सब स्टेशन फतेहपुर सीकरणा 

160) 
220 केवी सबस्टेशन गोबर बाटीकरपा । 
[ 150- 100) 
220 केवी सब स्टेशन गोंडा सीकटप || [ 150 
100 
220 केवी सब स्टेशन पोरिपुरम बजारीकरण 
||[ 200 -160 ] 
220 केवी सब स्टेशन नारा पुपनेपनायीकरण | 
I ( 2010 - 110 ) 
220 केवी सब स्टेशन साइपरी बीकटप || 

[ 200- 110 ] 
GET 220 केवी सब स्टेशनशाङ्जहांपुर बालीकटप 

[ 200- 100 
| मोतिरानबहा गोरठपुरानीकरण ( धाझिीटी - | 
III [ तिरिक्त 
धार. सी . मीन मेटर नोएडा सलीकटप ) 

नोएडा सेक्टर 143 [ 4 ] 
1 | नीवकटोरी फरखापार 
92 | मिर्जापुर बजीकरण] [ 100- 100 

| पंसी सिंहानगर न्यू ) 
14 | धागा बडीकटप) [ 150 - 100 ) 

सलापात्प सहारनपटा पालिटी । 
| सोहावल राठीकरण ] [ 150- 100) पासिटी । 
का | पाराकीन्प] 

सिकंदरा कानपुर देहात त्या वालिटी। 
1 साल कानपुर देहात न्यू धाग्रिीटी 

पागपत बालीकटप) [ 110- 100 ) 
TO1 | पनटापन टायपटेली न्यायालीटी । 
TOz | पंनी न्यापासिटी-| | 
TOS | लीन्यू पासिटी 
74 | लिंगाना सब स्टेशन 
705 | महार।चित्रकूटी अवरटेशन 
TITE खटलाचा सहारनपुर पालीटी-II ] सब स्टेशन 
717 ||| प्रतापविहार सब स्टेशन 
705 | पश्चन सब स्टेशन 

धमंडी सप स्टेशन 
710 | पाप पपरा) - साता सानि 
711 | सिंकंटाचार उम्पूपीपीटीसीएल ) - सिंकटापार 

[ क्टि - धीर ] 
712 घपोहा में पोराराचार- नेहार का पुलवालियों 
713 | पोटती [ 220 केवी) - बत्तीर [ 400 केवी ) 
714 | धलीग : - सिंकंदा टाऊलानि 


220 / 152 


उत्तर प्रदेश 
उत्तरप्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 152 
220/ 152 


उत्तरप्रदेश 


220/ 132 


220/ 152 


220/ 132 


220/ 132 


टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारफ 
टीधारपफ 
टीवाटपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220/ 152 


220 / 132 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 152 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 182 


220 / 132 


220 केवी 
220 केवी 


। 


220 केवी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


टीसी 
बीसी 


220 केवी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


। 


220 केवी 


डीसी 
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उत्तर प्रदेश 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


716 


उत्तर प्रदेश 


220 केवी 


। 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तरप्रदेश 


220 केपी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी निर्माणाधीन 
टीसी । निर्मापाधीन 
टीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 


220 केवी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


725 


220 केवी 


उत्तर प्रदेश 


220 केवी 


डआरसी 


निर्माणाधीन 


उत्तर प्रदेश 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


। 


220 केवी 


TOS 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


केवी 
220 केवी 


टीसी । निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
डीसी निर्मापाधीन 


715 खटलाषा में सहारनपुट- टोरी लानि के पपप 

सक्टिका पुलपाण्जियों 
कानपुर रोड के सरोजिनी नगर- उन्नाव में प्लपप । 

सटिका पुलधापिलधी 
717 सीजी सिटी पलकेधी में चिन्ट- टायपटेलीपीजी) 

का पुजवाणिजधी 
71 पंसी में गोरखपुर पीनी]- परतीका पुलधापिलधी 
712 नोएडा सेक्टर - 143 में मेटर नोएडा [40] - 

सेक्टर 129 का पूजधापितषी 
720 नीचकटोरी- मैनपुरी सानि । 
721 धार - मंडोला विहार जानि 
722 | सोडावाल पीनी - पारापंकी जानि 
723 फतेपट पीनी - सार 
724 पनटापन धमापन पीनी - सरोजिनी नगरका 

पुजवाणिजयी 
725 निकंदरामें भौती-धोकापुलधापिलधी 

सहारनपुर पीनी) में टाटा पचपीपल) - भापती | 

का पुजधानिधी 
727 परिटापुरम में साहियापार- नोपडाक्टर - 2 

जातिकाजधापिलधी 
728 हापुड [TE] में सिंभोली - नाडीनगरका 

पुजवाणिजधी 
724 सहारनपुर पीजी) - नरसापा 

| हापुड (765 ) - सिंभोली 
731 टिइरधागंज - जहांगीरापार सक्टि -। का 

पुजधानिधी 
THघटोर में लोनी - पारनगर जानि का एलधापिलधी 
TS | अलीगायतरोली 
754 | पांडा- चित्रकूट जानि 
TS पपा के 400 केवी सब स्टेशन में 220 केवी 

झापा -गोलका पुलधापिलधों 

निकंदरापार - उटि नियाना) 
737 | सोहावल - टांडा 

पोमगढ़ा - पीजीसीवाणिज - सरसावा जानि । 
739 | टीवा टोड [ जीवापिसा -चित्रकूट जानि 
74 | हापट [ TG5 ] - हापुट 
741 | पटेली [ 400 ] - पीलीभीत 
742 || खाटनाप - धानमगर - ॥ 
749 | सीतापुर- निपालन लानि 

सारंगपुर लाहाबाद) पीनी - फूलपुर लानि । 
745 जवाइपरटीपीएल में मैनपुरी -सिंकटारापलानि | 

का पुजवाणिजधी 
745 रोना- सी . पी . गज 
747 धीररी मिर्जापुर 

चित्रकूट जान पांरा-कापी जातिका 
पुलवानिधी 

धौर फूलपुर 
TF . देवरिया- टाटा 
71 घोघरा " सी " धनपारा " बी " - उन्नाच TF 

केवी पुलामी लानि का पलथालियो 
| नवापुर टीपीएल में मैनपुरी- मेटर नोष्ट्रात 
केवी पुलांनी सानिका पुलपापिनी 
पोरिपुरम मेटर ) में हापट - मेटर नोएडा Nida । 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


। 


71 


डीसी 


डीसी 


डीसी 


डीसी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


प्रयांनी 


निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


पुलांनी 
एनसी 
एमाली 
पुरासी 


220 केवी 


प्रयासी 


। 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


प्यासी 
पुलांनी 
प्रयासी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


748 


220 केवी 


। 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


220 केवी 


पनासी 
पुलामी 
प्रयांनी 


निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 


TE 


712 


उत्तर प्रदेश 


765 


पुग्नांनी 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


। 


76 


। 


पांसी । योजनापड़ 
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उत्तर प्रदेश 


765 


पुरानी 


योजनापड़ 


उत्तरप्रदेश 


76F 


एमाली 


योजनापड़ 


उत्तर पता 


THE 


प्रयासी 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


766 


पुलांनी 


योजनापन 


उत्तर प्रदेश 


। 


7 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


TIF केवी एमाली जानि 
74 मटादापार में धनुमोरित पाटपपुट टीपीएस - अपड | 

765 केवी एमाली जाति का पूजधापिलधी । 
TEE पाटमपुरटीपीए - धागरा यूपी) 765 केपी 

| एससी जानि 
TEC धागा ( उ. प्र.) -मेटर नोएडा [ उ. . TEF केपी 

पुसांसी जानि 
17 | पाटमपुरटीपीएल - हापुड 75 केवी यात्री 

जानि 
TE धोपटा " सी " में 2x1500 एपीएF40 केवी 

धालिटी 
जवाइटपुट टीपीएल में 765400 केवी , 2 : 1500 
एमपीए पालीटी 
पौरिपुरम पेट में 76514007220 केवी 

सवस्टेशन: 
71 पुरारापार में 7651400 केवी , 2x1500 पुपवीपः 

सवस्टेशन का निर्माण 
TE पनकी टीपीएन - पनकी 400 केवी डीसी जाति 
TES इधागंनटीपीपल में धनीगड - सिंकटाचार 400 

केपी डीसी जानिधासोलक्स जानि के एक 
सम्टि का पूजधापिली 


उत्तर प्रदेश 


765 


टीधारफ 


योजनापड़ 


71 


उत्तर प्रदेश 


765 


टीधारएफ 


योजनापड 


उत्तर प्रदेश 


76 


टीपारपफ 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


। 


डीसी । 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


उलट प्रदेश 


डीसी 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


डीसी 


योजनापड़ 


40 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


डीसी 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


डीसी 


योजनापड़ 


डीसी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


40 


डीसी 


उत्तरप्रदेश 


40 


टीसी 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


। 


डीसी 


योजनापड 


764 धीचटा पाजूला धोपटासी- जौनपुर 1 केवी 

डीसी जानिके एक सक्टिका पूजधापिलधी 
715 जवाइटपटटीपीएस -फिरोनावार 400 केवी 

डीसी जानि 
TFF फिरोजाबाद - धागारक्षिप40 केवी डीसी 
71 पोरिपुरमात केवी) – सिंभोली 400 केवी 

डीसीलानि 
TI पोरिपुरम [TFकेवी) - भापती [ 400 केवी) 

डीसी 

पोरिपुरम - बागपत 400 केवी डीसी लानि । 
77 पुटारापार (765 केवी) – संभल 400 केवी डीसी | 

जानि 
771 पुरादापार [TF केवी) - पुरादापार 400 केवी 

| डीसीलानि 
772 फिरोनापार - नपाइपरटीपीपन 400 केवी 

डीसी जानि 
फिटोनापार [ 400 केवी) - धागारक्षिप 

केवी डीसी जानि 
774 टोना टीपीएल - पराएं । केवी डीसी जाति 
775 || परा - संभल 400 केवी डीसी जानि 
TIG | घोघा " श्री " - जौनपुर 410 केवी डीसी जाति 
777 | पाटापली [765 केवी) पीजीसीधाईएल - जौनपुर 

400 केवी डीसी जानि 
TH टाटा में पजिया - मऊ 400 केवी डीसी सानिके 

पुक सम्टि का पूजधानिधी 
TTA पोरिपुरम [ 765 केवी) – सिंभोली 400 केवी 

डीसी जानि 
TRA सिंभोली - पुरारनगर -II 400 केवी डीसी जानि | 
71 पा - संभल 400 केवी डीसी जानि 
T2 | पुरादापार - गंभल 400 केवी डीसी जानि । 


775 


उत्तर प्रदेश 


डीसी 


योजनाप 


डीसी 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


400 


उत्तर प्रदेश 


टीसी 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


। 


Jill 


टीसी 


योजनापड़ 


। 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


400 
400 


। 


डीसी । 
डीसी । 
टीसी । 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


- 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


175 


उत्तर प्रदेश 


40 


डीसी 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


40 


प्रयासी 


योजनापड 


15 


उत्तरप्रदेश 


40 


टीधारपुफ 


योजनापड 


उत्तर प्रदेश 


40 


टीधारपफ 


योजनापड 


उत्तर प्रदेश 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


400 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


ਦੂਜlr . 


J0 


टीधारफ 


योजनापड़ 


- 


| 


उत्तरप्रदेश 


टीधारफ 


योजनापड़ 


उत्तरप्रदेश 


40 


टीधारएफ 


पांजनापन 


उत्तर प्रदेश 


टीवाटपफ 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 


टीधारएफ 


योजनापड 


74 


उत्तर प्रदेश 


40 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


पानी 


। 


योजनापड़ 


उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


डीसी 
डीसी 


220 


TES पाटपपुर टीपीएन – कानपुर। पीनी) 400 केवी 

डीसी जानि 
THA पलिया । पीजीसीधापिल) - टाटा 400 केवी 

एमाली जानि 
इलागंज पुक्सटेंशन में 410220 केवी,2315 

पुपपीपधाग्रिीटी 
THE जवाइपरटीपीपल में 4101220 केवी ,2 - 500 

पालिटी 
TET फिटोजापार 41012201132 केवी2 -500 , 

2x160 पुपवीप सवस्टेशन का निर्माण 
T + 

पुरादाबाद में 2 -500 एमपीए, 400 220 केवी । 

सपस्टेशन का निर्माण 
THA | संभल में 410220 केवी, 2 -500 पुपीएसप 

स्टेशन का निर्माण 
TO फिटोनापार में 4101220 केवी ,2 -500 एमवीए, | 

| 2x160 पुपवीए 20/ 132 केवीकानिर्माप 
T1 पदा में2: 31 पुमपीए, 4101220 केवी 

सपरटेशन का निर्माप 
742 जौनपुर में 2 -500 एमवीए, 4101220 केवी 

सवस्टेशन का निर्मापा 
75 टाटा पळ ) 2 - Fill एपीए, 410220 केवी ; 

2X150 एमपीए, 220/ 132 केवी सबस्टेशन का 
निर्माण 
सिंभोली में 2 - hilil एमपीए, 410220 केवी; 

| सपस्टेशन का निर्माप 
795 पटा - जपाइटपटटीपीएम 220 केवी डीसी 
TETT जवाइपरटीपीएन - निंरसागंज220 केवी 

डीसी 
TAT तपोवन विपुगा पापी - 10220 पीपलकोटि 

विचिंग स्टेशन 4 केपी डीसी सानिका साटि 
73 पीपलकोटि विनिंग स्टेशन - पीनगर केवी डीसी 

जानिकी याटि 
TH | पारपानौलनिधी) न्यू 

सासीन्यू 
01 | पाइपवारी न्यू 
302 | पहाना [ जीपाणिन 

3 | नौगांव 
44 पोटी जीपापिन) 

जफ्फरपुर सबस्टेशन 
- | सीटवेरा[ 2 -50) 
7 | इपिालाइटादन ] 
" | वारपधारी जीवापिस 
- साली जीपाणिन) 

पिन जियार नीवापिस 
111 | पंतनगर बाटीकरण 

12 यात्री में जापार - डान का पुलवालियों 
11 रटानापीनी सब स्टेशन में यात्री ए पी 

इटाएन सानिका पुलाजियो 
114 पहाना- मनोरा पिटनाजियार ] [ोहानाधार - | 

पहानाका पुलाजियो) 
लिंगोजी भटवारी पारपवारी - पीनगर जानि 
का पुलधापिलधी 


याजनापड 


उत्तराखंड 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


TE : 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


28168 


टीधारएफ 
टीधारएफ 


220 


22038 


2208 


22038 


220/ 8 


22033 


22018 


उत्तराखंड 
उत्तराखंड 
उत्तराखंड 
उत्तराड 
उत्तरायंट 
उत्तराखंड 
उत्तरायंड 
उत्तराखंड 
उत्तरायंट 
उत्तरायंट 
उत्तरायंड 
उत्तराखंड 
उत्तराखंड 
उत्तराखंड 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपुफ 
टीधारएफ 
टीधाटपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारफ 
डीसी 
डीसी 


2201 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 132 


220/ 132 


220 केवी 
220 केवी 


उत्तराखंड 


। 


220 केवी 


डोली 


निर्माणाधीन 


ਤzz 


220 केपी 


डीसी 


निर्माणाधीन 
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| 


डीसी 


उत्तराखंड 
उत्तराखंड 


220 केवी 
220 केवी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


उत्तराखंड 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उत्तरारंड 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


उत्तराखंड 
उत्तराखंड 
उत्तरायंड 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 
योजनापड़ 


220 केवी 
220 केवी 


उत्तराखंड 
उत्तराखंड 
उत्तराखंड 
उत्तराखंड 


डीसी 
डीसी 
टीसी । 
डीसी 


योजनापड़ 
पोजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापद्ध 


220 केवी 


2G 


40 


+ + 4 


उत्तरायंट 


400 


डीसी 


योजनापड 


21 


उत्तराखंड 


डीसी 


। 


गया 


योजनापड़ 


+ 


डतटासट 


सवस्टेशन 


योजनापड़ 


धान प्रदेश 


400 केवी 


सी 


निर्माणाधीन 


116 परवाइसवारी) - पलाजी - पीनगर जानि । 
517 जफ्फरपुर काशीपुर - पंतनगट सानिका 

पुलधापिलधी 
12 इौचाला प्रषिकेशटान जानि का 

पुलवानिधी 
10 इनोज नि धाराकोट - पोटी धारधाराकोट 

पोटीका पुजधापिलधी 

नौगांव में पोटी - इटान का पुलधापिलधी 
21 पोटी - इटान 
122 | संगराम में नरप्रयाग - कटनप्पयागका 

पुजवाणिजधी 
123 पापोड़ा- पिंपोडार 
124 

जोशीपर - नवारी पान ( पीपलकोटि 
12 | जापार- इटान 

| 400 केवी डीली (हिवन पूना पीफाकोटि 
पापी - पीपलकोटि विनिंग स्टेशन प्रस्तावित 
साटि जानि 
40 केवी डीसी[ हिवन पून - पीपलकोट 
विनिंग स्टेशन में तपोवन विपुगः पापी 
पीपलकोटि नपस्टेशन [ प्रस्तापित साटिका 
पुनर्सटवीरण 
| 4llin केवी डीसी क्वड) पीपलकोटि सम्परटेशन 
पीनगर जानिने पीपलकोटि विनिंग स्टेशन में 
पुनसंटेलीकटप 
पीपलकोट पुचपीकेटाइपफेस में केवी 
पीपलकोटि विनिंग स्टेशन प्रस्तावित प्लास्टिी की 
स्पापना 
पारपाटीपीपी जेनरेशनविनयाई - चित्तूर 
केवी डीसी जानि 

तोरनगर जेएसड - गूटी41 केवी डीसी 
जानि 
उटापकोंडा - पनपूपनगर 400 केवी क्वड डीसी 
जानि 
| उपाकोंडा - हिं पर 400 केवी डीसी जाति 
4 | उस्वापकोंडा - कोंडापुर 400 केवी डीसी जानि 
5 | कोंडापुर - कर्नल 40 केवीपेडडीसी जाति 
| नल में प्रस्तावित कवी गी ! पनयम पनपन | 

| till केवीएमडीसी जानि . 
137 जमालापादा कोंडापुरम ने तहतापिता केपी 

गानी ! पनपप पाएन तक 400 केवी पूष्पडीसी 
जाति 
घनपिटरी से 10 केवी उरखाकोंडा पलाएन तक 400 
केवीपापडीसीलानि 
प्रस्तापित ll1220/132 केवी दिदी सब स्टेशन 
में सिंगल पून डीसी जानिटाराधानेवाला 
22085 केवी पिप्पानीपेट लपस्टेशन 
प्रजाषित 4101220/ 132 केवी हिंदी लव स्टेशन 
से सिंगल पूजडीसीलानिकेसारा पाना22055 

केवीएप पाली सबस्टेशन 
341 | 40 केवीपीटीएल - सत्तेनपाली पेट पूजडीसी । 

जानि . 
पुष्प केवी सबस्टेशन में पंपागिरी -| 
प्रतेनपल्ली 400 केवी डीसी टिपन सानिका 

पुजवाणिजधी 
143 | पुनर - गुडिवाडा 400 केवी डीली क्पंड जानि . 


धान प्रदेश 


400 केवी 


। 


डीसी 


निर्मापाधीन 


घांन प्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


घांन प्रदेश 
धान प्रदेश 
धान प्रदेश 
धांत्र प्रदेश 


400 केवी 
400 केवी 
400 केवी 
40 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
टीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 


- 


धान प्रदेश 


। 


400 केवी 


निर्माणाधीन 


+ 


धान प्रदेश 


410 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


धान प्रदेश 


400 केवी 


टीसी 


योजनापड 


[ ] 


धान प्रदेश 


400 केवी 


योजनापड़ 


घान प्रदेश 


400 केवी 


असा 


योजनापड़ 


। 


धान प्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


वान प्रदेश 


400 केवी 


। 


डोली । योजनापड़ 
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। 


डीसी 


योजनापड़ 


यांन प्रदेश 
घांन्न प्रदेश 


400 केवी 
400 केवी 


डीसी 


योजनापड 


यांनपरेश 


4in केपी 


ससी 


योजनापड 


T 


धान प्रदेश 


40 केवी 


डीसी 


योजनापड 


LE 


धान प्रदेश 


400 केवी 


निर्माणाधीन 


धान प्रदेश 


400 केपी 


डीसी 


निपाधीन 


न 


धान प्रदेश 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


HET 


धान प्रदेश 


40 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


धान प्रदेश 


IT 


1 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


धान प्रदेश 


400 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


44 | गुडिवाडा - सी पेटा केवीडीसीक्वंटलानि . 
14 नापोल में सत्तेनपल्सी - पाटीपुग्न 10 केवी 

डीसी जानिका पुजधानिधी 
[ 4केएम ) 400 केवी लाग्न चित्तूर - 400 केवी 
पुपजेनकोमपपपपका 400 केवीएमडीसी 
पुजवापिजधी . 
[बकेएम ) 400 केवी लाल चितूर - 400 केवी 
एपनेनकोपपट्टपसका केवी पपडीसी 
पुजवाणिजधी . 
पड़ेपरपापीनी] - पावरपाषांन परेशा ) पल 
पुषसटेंशन दारा धीरशॉर्ट 400 केवी डीसी सानि 
- ऐपट्रांसकोकेटारा 
पड़ेघरम [ षांन प्रदेश - पेट्रलारस 
[ शंकरापती) 400 केवी टीनी जानिपीतम के 
| पुलपापिलो - शंकरापल्ली में पापारिपालीके 
पुनस्रटान केटारा रूपापित पीट पीजप 
पापारिपती 400 केवी डीसी नानिकोटाना 
नयापुर में निजापाचार - येइमेजारम 
[ संकटापल्ली ! केपी डीसी जाति का 
पुजवाणिजधी 
सब स्टेशन एचएनपीसीएल विनयार्ड में प्रस्तावित | 
केपीकोटा सब स्टेशन तक 400 केवी टिपन पून 

डीसीलानि 
TEZ पुचपनपीसीपल विनया से प्रस्तावितकेवीकोटा | 

सब स्टेशन तक 400 केवी हिंघन पूजडीसी जानि 
पुचनपीसीएल रिंचनपाईसे प्रस्तावितकेवीकोटा 

सब स्टेशन तक 400 केवीटिपन पून डीली लानि 
14 प्रस्तापित केवी कोटा सव स्टेशन में पागिरी नष 

स्टेशन तक 400 केवी हिवन पून डीसी जानि 
15 गाडग जिले में 26 .798 किलोमीटर की दूरी के लिए 

गाडग ( लोनी) में 400 केवी गुदर- गृहाडकमी 
पुसली जानि से प्रस्तावित 410 220 केवी सप 
स्टेशन तक हिपन पेट पून पसीपलधारकंडक्टर के 
साप 400 केवी पूजधापिलधी जाति का निर्माप 
हिंपर में -4007220 केवी सबस्टेशन 

51 प्रपती 
EFT कोंडापुरम में 410220 केवी सबस्टेशन 

[ 4 - 15 एपषीण 
उरखाकोंडा 410220 केवी सबस्टेशन 

[ 431 पुपवीण 
H गनी पनयम में 40020 केवी लपस्टेशन - Film 

पुसपीए 
प्रापिटरी में 15 पुपीए पाली 4101220 केवी 
सवस्टेशन 
Sx500 एपषीप वाली 410220 केवी विंडी सप 
स्टेशन 
पुनर में भविष्य के उपयोग के लिए 2 -hlil 
पुमधीपरेटिंग के साप 400220 केवीट्रांसफॉर्मर 
के लिए प्रस्तावना राना 
2xbul पुमपीए सवस्टेशन के दारा2 : 31 

पौनदाट्रांसफार्मर का सटीकटप किया गया। 
HEL | गढग जिले के मुंडारागी नाजुक के गढगालोनी) में 

2xbilil एमपीए , 400 220 केवी सब स्टेशन की 
पापना । 


धान प्रदेश 


400 केपी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


धांत प्रदेश 


400 केवी 


पुनामी 


योजनापड़ 


11 


धान प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


धान प्रदेश 


410/ 220 केवी । 


टीधारएफ 


निपाधीन 


पांत्र प्रदेश 


471220 केवी 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


बांध्न प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


धान प्रदेश 


410/220 केवी । 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


धान प्रदेश 


40020 केवी 


टीधारपुफ 


योजनापड 


बांध्न प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


बांध्न प्रदेश 


41220 केवी | टीधारएफ 


योजनापड़ 


यांना प्रदेश 


410/ 220 केवी । 


टीधारपफ 


योजनापड 


-- 
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धान प्रदेश 


410220 केवी 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन । 


FG 


घांन्न प्रदेश 


40220 


ली 


टीधारएफ 


योजनापड 


धान प्रदेश 


40220 केवी 


टीवाटपफ 


योजनापड़ 


धान्न प्रदेश 


4ill 220 केपी 


टीपारपफ 


योजनापड़ 


धान्न प्रदेश 


400220 केवी 


टीधारपफ 


योजनापत 


घान प्रदेश 


410220 केली 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


धान प्रदेश 


4001152 केपी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


2 -510 पुपपीप ट्रांसफार्मर के साप पाइपरप 
[ घांना प्रदेश), पारमाधान प्रदेश 410220 केवी 
सवस्टेशन की पापना 
| संपडलानोंधीर पुजवाणिजधी केसापपुर 
4001220 केवी सबस्टेशन, 2x315 एसपीप 
संपइसानों धीर पलधापिलधी के साप गुडिवाडा 
40220/ 132 केवी , 2: 500 पुपवीप सवस्टेशन 
संघडजानिों धीर पलधानिधी के लाप 
सत्तेनपाली 410220 केवी सब स्टेशन 
संघडलानिधीर पुलबाजियों के साप नापोन 
410220 केवी, 2- 500 पुपपीए सवस्टेशन 
प्रीपटा 407 200 केवी, संपडलानिधीर 
पुजधापिलधी के साप :500 एपीपट्रांसफॉर्मर 
के रेफ्टिंग के लिए प्रस्तावित THE40 केवी 
स्लीपेटा पाईपलटीएम में Tab40 केवी सीपेटा 
[ पाणिनटीपल के धंतर्गत के नजदीक त्यसप 
स्टेशन के रूप में या पीपल एक्सटेंशन के 
रूप में एपलांसको केटारा लीपेटा में 410220 

केवी सबस्टेशन 
171 | 220/ 132 केवी रमागन्नेटी सवस्टेशन से 2 : 315 

पुमपीए 410220/ 132 केवी सब स्टेशन 

रचनागन्नेटीका उन्नयन 
172 उरपाकोंडा - पोरसपाली 

| जपालापादा- पोछमामिला 
174 | जम्पालापाग- चकटायाफ्ट 

| जम्पालापाग-तिहमालायाफली 
HTS गोलापुरम में निधना -हिंपर के दोनों सस्टिों 

का पजधानिधी 
177 उरखाकोंडा - कस्यापटिंग 
17 

गारिषिडि - पोस्पिती 
| गारिपिंडी में पेंदरपी- गारिविंडी का पूजधानिधी | 

| कापाघरापुकोटा - कापाषरापकोटा 
11 जम्पालापादगार20 केवी धालीटी - धा ) 
12 | पौरपापिता 
1 | गोलापुरम 
RAI ठिपालापपल्ली 
| चटाया पेट 

पेग्लानर 
+ 7 गोलपारी 

गढ़ापपीरापानी 
400 केवीपीटीएल - सत्तेनपत्ती पेट पून डीसी 


220 केवी 


घांन नरेश 
बांध्न प्रदेश 
धान प्रदेश 
यांनादेश 
घान्न प्रदेश 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 


220 केवी 


220 केवी 


धान प्रदेश 


220 केवी 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


220/ 132 


220 / 132 


220/ 152 


धान प्रदेश 
धान प्रदेश 
धांत परंश 
घांन प्रदेश 
धान प्रदेश 
पांत्र प्रदेश 
धान प्रदेश 
घांन प्रदेश 
षांत्र प्रदेश 
धान प्रदेश 
षांन प्रदेश 
घान प्रदेश 


टीसी 
डीसी 
डीसी 
डीसी 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारणफ 
टीधारएफ 
टीपारपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारपुफ 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्मापाधीन 
योजनापड़ 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 


220/ 132 


220/ 132 
220/ 11 
220/ 11 


220/ 11 


1 


। 


सानि 


कर्नाटक 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


400 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


2 


कर्नाटक 


400 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


डोनी में मनीटापार - दावनगेंटे गदद 400 केवी 
पासी सानिका पुजधानिधी 
पपेट पूजकंडक्टर के साप पेटपास टीपीएल 
गुजपर्गा- 400 केवी डीसी जानि 
स्त्री पुनरूती के समीप प्रस्तावित पूलिंग स्टेशन में 
नीलमंगला - तालागुप्या 400 केवी जानिों के दोनों 
सम्टिोंका पुलधापिलधी 
सी पन ली 400 केवी पूलिंग स्टेशन में 
नीलमंगला- तालागुष्पा जानिने 4101220 केवी 
स्टेशन के साप केवी डीसीलानि फीटिंगको 
टमिनेट करना 


EES 


कर्नाटक 


400 केवी 


समा 


निपाधीन 
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कर्नाटक 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


till केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


। 


400 केवी 


। 


डीसी 


निर्माणाधीन 


T 


कर्नाटक 


40 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


+ 


काटक 


400 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


400 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


400 केवी 


दीली 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड 


कर्नाटक 


tili केपी 


डीसी 


योजनापस 


Aक्ट पून कंडक्टर के सापटपास टीपीएल 

पेल्लारी पूजिंग स्टेशन 400 केवी डीसी जानि 
5 क्पेट पून कंडक्टर के साथ 40 केवी डीसी 

| पेलारी पूलिंग स्टेशन - सी नलीजानि 
EG | पेट पून कंडक्टर के साप पेनाी पूलिंग स्टेशन - | 

न्यू मधगिरी तमाकुर के समीप) TG541 केवी 
स्टेशन , 4li केवी डीसीलानि 

बड पूज कंडक्टर के साप पेसारीटीपीएन 
पसारी पनिंग स्टेशन 400 केवी डीसी जानि 
पाटीपीपल धीर गदर के पीन डायरेक्ट 
कनेक्टिविटीपनाए रटाने के लिए पीटीपीएस पौर 
जेपलडषयूपन के सापवाटीपीएन- पीटीपीएल 
जेएनयू- गदर के बीच चलनेवाली 40 केवी 
प्रयासी जातिको दिलिंक करना 
पेट पूज कंडक्टर के सापटीपीएस - पेल्लारी 
पूलिंग स्टेशन 400 केवी डीसी जानि 
पपंड पूज कंडक्टर के साप पुलापटीपीएन 
पेल्लाटी पूलिंग स्टेशन 400 केवीटीसीलानि 
क्वंड पून कंडक्टर के साप पुलापरटीपीएस 
पेटपास टीपीएस 400 केवी डीसी जानि 
| बंड पून कंडक्टर के साप तपारपपगिरी - 
परतीपुरा पैसूट] 400 केवी डीसी जानि 
क्वंट पूल केवीडीसी जाति के सापटीपीएन | 
चटपणाविनयाई में प्रस्तापित 400220 केवी 
पोपनापती सवस्टेशन 
पपेट पून पलीएमधार कंडक्टर के साप गुलपर्गा 
पलवार 400 केवी डीसी जानि 
उपया 3500 लाख प्रति किलोमीटर की दर में 
प्रस्तावित पीटीपीएल - सी एन लीटीसी जानि 
का पुलवालियों करने के लिए प्रस्तावित 
10220 केवी नगर सवस्टेशन से 40 
किलोमीटर की लंबाईवाली 400 केवी पल्टी सक्टि 
पंड पूल एलीनधार सानिकानिर्माप 
पीजापुर जिले के यजवार 2 X Fll एपीए, 
40220 केवीवालिटी 
गुलषर्गा 410220 केवी सबस्टेशनाx117 
एमपीण सिंगल फेना या2-500 एमपीए . 
रापनागरे जिले के नगाजरनाक जागाजर के 
अंतर्गत ? - 500 पुपवीप , 400220 केवी 
जीवाणिय सब स्टेशन की स्थापना 
दपकर जिले के हलियर्गा 2X500 एमवीए , 
li1220 केवी सब स्टेशन 

गडगडानी) में गड़ग-जिंगापुरका पुजवाजवी 
111 | पम्जाट पानी में धारटीपीएन - जिंगाबगर 

जानिका पुजधापिलधी 
912 | पसंतानयापुरा - पटालानाली 

पेसाका नीलीपीपी - येसाझा कपीटीसीपन) । 
114 | पिंटनालाजीसी -1] नरें - होटी जानि का 

पुजवापिलधी 
TH | टागी- कुलिंगी पडेलाडा सानि 

16 | जागाजर- चिनदर्गा 
317 | सोपनालीमें कोलार- पर 
10 | पगिरी-पापागाडाजानि 


कर्नाटक 


40 केपी 


पुपाली 


योजनापह 


ITTE 


कर्नाटक 


। 


400 केवी 


टीधारएफ 


योजनापर 


कर्नाटक 


10220 केवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


कर्नाटक 


410220 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


LT 


कर्नाटक 


400 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


। 


कर्नाटक 
कर्नाटक 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


। 


कर्नाटक 
क्नाटक 
कर्नाटक 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 


। 
| 
। 
। 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


220 केवी 


जीसी 
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। 


डीसी 


डीसी 


कर्नाटक 
कर्नाटक 

नाटक 
कर्नाटक 


220 केवी 
220केपी 
220 केवी 
220 केवी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


डीसी 


कर्नाटक 


कर्नाटक 


। 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 


डीसी 
बीसी 
डीसी 
टीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


। 


कर्नाटक 


| 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


220 केवी 


डीसी 


31 


क्नाटक 
कर्नाटक 
क्नाटक 


डीसी 


220 केवी 
220 केवी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


डीसी 


कर्नाटक 
कर्नाटक 
क्नाटक 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


। 


पुपानी 


220 केवी 


| एपसी + डीसी 


निर्माणाधीन 


। 


220 केवी 


। 


10 पलंतानरसापुरा - पगिटी 

मेलाका केपीटीसीपल ( पीनी] 
121 गोवारपिरनर - मिट्टपार्टी 
1zz | इसंटी धारवार जिला में नरें - बेटी सानिका 

पुजधानिधी 

पीटनकली- पालाक चिन पाकी भाग) 
124 | पिंडाडी- कोपिपराचन्नापटना] 
125 | कोलार[ पीनीसीधापिल) - गोलाकली 
126 | पिना ? - कोपिटा 
927 | कोप्पल पेंगठग -सिंगापुर सानिका पुजवाणिजधी 
128 दांडिंगानालीमें शिमोगा मैयूट जानिका 

पुजवाणिजधी 
डगी यूपपीपी एनटीपीसी) - पजपट्टी220 

केवी सब स्टेशन ( पागलकोट जिला] 
30 पिंडाडी [ पीनीलीवापिल - पगाडी सब स्टेशन 

होलकोट में डी -कोलार का पुलवा पली 
2 | शांतिमाप - पी सानिबिनकली लिमिट के 

समीप 
3 चित्रदर्गा - हिरिपूर सबस्टेशन 
134 | होन्नाली - चन्नागिरी पेनक्किटे ] 
135 | पानामंगला - कादाकोला 

| कुलगी 400 केवी पुसटीपीपी पी . पागेवाडी 

| पीनापुर सानिका पुलवालियो । 
137 निगानी220 केवी सब स्टेशन में सोपनारूती सप 

स्टेशन - रानडानालीका पुजवाणिजधी 

हिरिपापीनी] - हिस्पिर सबस्टेशन 
13 | पगाडी 
344 चिंतापपी [ सीकटप ) 
141 | वाण्डिीपीडायटपारेपनकली सव स्टेशन | 
142 | रामनगर कोठीपुरा तिीय पाईनीटी) 
143 | पावागाडा सव स्टेशन 
144 मिट्टपारी अपरटेशन 
145 | कोटामंगला 
14 | पाटीधाई 
147 | कुटनिंगी [ पाडेलाडाका सवस्टेशन 
40 | गोलाली 

पक्किट 
90 पीवानासहप लप स्टेशन 

1 | परापन पलायन 
12 | कंपलगोड 
13 सालपस्टेशन 
14 | कोप्पल सबस्टेशन 

पृषसकोड लप स्टेशन 
59 4l केवी तिटनेलपेली - कोचीन हिट पैड पूज 

डीसी फीडर के दोनों पक्टिों का पूजधापिलधी 
STI| 400 केवी तिरुनेलवेली - पुढापान - कोचीन हिट 

पपेट पून डीली फीडर के एक सक्टि का 
पुजधापिलधी 
निर्मापाधीन 410 केवी तिटनेलपेली - कोचीन हिट | 
क्वंट पून डीसी फीडर के दोनों सम्टिीका 
पुलवालियों 


कर्नाटक 
कर्नाटक 


22055 


प्रयाली 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


काटक 


22055 


कर्नाटक 


22016 


22055 


22056 


22016 


22056 


कनाटक 
कर्नाटक 
क्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
क्नाटक 
कर्नाटक 
स्नाटक 
कर्नाटक 


22055 


22056 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपिाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 


टीधारपफ 
टीपारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
डीसी 


22055 


22056 


22055 


22016 


स्नाटक 
नाटक 


22056 


22055 


220110 


कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
केटल 


220/ 110 


400 केवी 


पटल 


400 केवी 


डीसी 


योजनापत 


- 


- 


केटल 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड 
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केटल 


400 मी 


डीसी 


योजनापड़ 


केटल 


400 केवी 


डीसी 


योजनाप : 


केटस 


400 केवी 


दौली 


योजनापस 


केटल 


टीधारपफ 


केटल 


टीधारपफ 


योजनापड़ 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 


केटल 


400 केवी 
400 केवी 
400 केवी 
400 केवी 

400 केवी 
4007220 केवी 


टीधारएफ 


केल 


टीधारपफ 


केटल 


पाजनापह 


टीधारएफ 
टीधारएफ 


केरल 


योजनापड 


केटल 


400/ 132 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड 


केस 


400/ 132 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


केटस 


। 


निर्माणाधीन 


220 केवी 
220 केवी 


बीसी 
डीसी 


केटल 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


765 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


LTE 


तमिलनाद 


| 


765 केवी 


डीसी 


योजनापस 


मौजूदा केवी तिम्नेलवेली -निमनॉपी) 

हिवन पूजीसी फीडर का पजधानिधी 
10 | प्रस्तापित in केवी दप्पी - कासकोड (पिलाट्टी) 

- कांझीकोड डीसी फीडर का पुलपापिलधी 
प्रस्तावित 40 केवी पदापोन - कोचीन हिट डीसी 

फीडर का पुजवाणिजधी 
12 कोट्टायम 40 केवी सबस्टेशन 

कोल्लम 400 केवी सबस्टेशन 
1114 पटापोन 400 केवी सबस्टेशन 

कान्हीटोड 400 केवी सबस्टेशन 
16 | पत्तपन्नर 40 केवी सबस्टेशन 
17 | कोलम में2: 31 एमपीए क्षमता के मापदी 

ट्रांसफॉर्मर पेन 
| 2 : 315 पुपवीण क्षमता वाली ट्रांसफॉर्मर के साप 
कन्हीटोड 400 केवी सब स्टेशन 
2: 15 एमपीए क्षमता वाली ट्रांसफॉर्मर के साप 

पत्नुमन्पूट में 40 केवी सब स्टेशन की पापना 
170 पनिकोड - कट्टाकाडा 
171 | पालीवास्सल पापी में लकी - पालपेट का 

पुजवाणिजयी 
172 पुनसीटीपीएस चटप |||बिचमाई नपचेन्न 

पूजिंग स्टेशन तक 71 केवी डीसी जानि [ उत्पारन 
सपना 765 केवीलर तक 
T65 केवी डीसी जानिटीपीपल प्लतिरुपाफ्न 
| विनयार्ड मेंनानापूलिंग स्टेशन उत्पादन 
765 केवी स्तर तक 
नॉर्पचेन्नत केवी पूलिंग स्टेशन सेटियार | 
TOF40 केवी सबस्टेशन तक 765 केवी डीसी 

लानि 
17 | नॉपचेन्न765 केवी पूलिंग स्टेशन धारयावर 

TIF400 केवी सबस्टेशन तक दूसरी 765 केवी 
डीसी जाति 
घटियाजुरामा1400 केवी सबस्टेशन से निवलप 
पीजीसीधापिल 765400 केवी सब स्टेशन 765 

केबीटीसी जान 
ITT THF केपीडीसीलानि से टपावर751401 

केवी सबस्टेशन 
ITH पामित्व के लिए केवी डीलीटर किसे 

पुनमीटीपीएन चरप -III तक 
रियाजुर में 2X1500 पुमपीए,TIE1400 केवी 
धालिटी 
कोयंबटूर 2 X 1500 पुपपीप,TIF400 केवी 
धासिीटी 
टानिपलायम - लिंगारापेट 400 केवी डीसी 

जाति 
12 कानरापट्टी / टीएन पिंडा - कायावर 400 केवी , 

400 केवी डीसी टिपन पेट पून सानि . 
तिम्नेलपेली[ टीपापी) - तिरुनेलवेली पीनी) 
4lil केवी डीसी मंडलानि 
पंन्नपपट्टी - कायापर 400 केवी डीली जाति । 
| उत्तीचेन्नटीपीएस एक्सपेंशन विपाई से | 
TO1400 केवी पूलिंग स्टेशन तक 400 केवी डीसी 


7 . 


तमिलनाद 


765 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


765 केवी 


पाया 


। 


योजनापड 


TE 


तमिलनाल 


16वी 


डीसी 


योजनापत 


तमिलनाद 


TIF केपी 


डीसी 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


765 केवी 


डीसी 


योजनापड 


- 


- 


तमिलनाद 


T65400 केवी । 


टीधारएफ 


योजनाप 


तमिलनाद 


THEN11 केवी । 


टीधारपफ 


योजनापड 


11 


तमिलनाद 


400 केवी 


2 डीसी 


निर्माणाधीन 


तमिलनाद 


400 कपी 


। 


डीसी 


निर्माणाधीन 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


डीसी 


तमिलनाद 
तमिलनाद 


40 केवी 
400 केवी 


निर्माणाधीन 
योजनापड़ 


डीसी 
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__ नमिलना 


तमिलनाला 


। 400 केवी | 


400 केवी 


डीली 


डीसी 


योजनापड़ 


पेट की स्नेक्टिविटी उत्पारन केवीस्तर 
तकी 
उत्तरी चेन्नई में पनीर पनिडविपाईने 
Tih4|10 केवी पूलिंग स्टेशन तक 400 केवी डीसी 
क्वैड की कनेक्टिविटी उत्पादन 40 केवीहतर 
त 
उत्तरी चेन्ना पलिंग स्टेशन तक 400 केवी डीसी 
जानि 
उत्तरी चेन्ना पलिंग स्टेशन से नियंपोप 
400280 केवी सब स्टेशन तक 400 केवी डीसी 
जानि 
परियारमें पुगाजर - कलिषांटापद । केपी 
डीसीक्वंटलानि के दोनों सक्टिोंका 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


+ 


तमिलनाद 


400 केवी 


आरसा 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


400 केपी 


जीसी 


योजनापड़ 


पुजवाणिजयी 


तमिलनाद 


40 केवी 


डीसी 


योजनापड 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


तमिलना 


400 केपी 


डीसी 


योजनापस 


तमिलनाद 


till केपी 


डीसी 


योजनापस 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


पोजनापड 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


योजनापस 


तमिलनाद 
तमिलनाद 


400 केवी 
400 केवी 


डीसी 
डीसी 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


17 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


याजनापर 


उदानगुडी से कायापर 40 केवी सबस्टेशन तक | 
400 केवी डीसी पेड नानि 
उद्धनगडी से समगारेंगापुरम 4001250 -110 केवी 

सब स्टेशन तक 400 केवी डीसी लानि 
112 उद्धनगडी ने धोट्टाप्पिडाटप 10/ 280 - 110 केवी 

सब स्टेशन तक 400 केवी पडडीसी जाति 
घोडापिडारम ने उदनगढी विपनाई तक 400 

केपी डीली पड जानि 
114 | घोट्टाप्पिदारपसेकषी 400/230 - 110 केवी 

सबस्टेशन तक 400 केवी डीसीक्वंटलानि 
कमधि सब स्टेशन से काडी-100 केपी 
पीजीसीधापिल तक 400 केवी डीसीपेड जाति 
उद्धनगढी विचपाई से 400 केवी डीसी लानि 
400 केवी कटापाडी- पुगानूरटेनट्रांसकों डीसी 
क्वंटलानिनों का पुलवालियो 
पीपेपर - निवलप - कोलार 400 केवी लाली | 
| पीजीसीधापिल लानि ( पीच में पीपरंपर धीर 
तिरपलम 40 केवी सबस्टेशन का पुलधापिलधी 
पुलिपोप से उत्तरी चेन्ना पूलिंगस्टेशन तक 400 
केवी डीसी पेड नानि 
पुलियंपोपले मनाली 400280 -110 केवी 
सबस्टेशन तक 400 केवी डीसी लानि 
पुलिंग स्टेशन - पुलियांपोप 400 केवी डीसी जानि | 
को कंट्रोल करने के लिए पूनिंग स्टेशन पर 10 
एमपीए ,Allकेवी फेन शिफिटिंग ट्रांसफॉर्मर 
[ पीएसटी) 
पालापोट से पूजियंपोप 400280 केवी सब 
स्टेशन तक 400 केवीएनसी केपल 
पालापोट से गंडी41 केवी सब स्टेशन तक 
केवी पुलसीपल 
रूपायित्व के लिए टीपीपल विस्तार धीर पन्नोर | 
पुनिट विचमाई के बीच में 400 केवी डीसी 
क्वंटटट लिंक 
तिनेलवेजीटीएनषिी टीएन विछकनारापट्टी | 
4007280 केवी सब स्टेशन 15 एसपी ) 

मालपेट क्षेत्र में 40020 केवी, 2315 

पषीपनपता के साप धनाकाडा सब स्टेशन 
07 | मालपेट क्षेत्र में [ क] 400280 केवी,2-315 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड 


तमिलनाद 


400 केवी 


PST 


योजनापड 


14112 


तमिलनाद 


400 केवी 


प्रयासी 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


400 केवी 


प्रयासी 


योजनापड 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


तमिलना 


। 


400 केवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


11 


तमिलनाद 


41023 केसी 


टीधारएफ 


निपाधीन 


तमिलना 


400280 केवी | टीधारणफ । निर्माणाधीन 
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निर्माणाधीन 


तमिलनाद 
तमिलनाद 


400280 केवी । 
400/230 केवी | 


टीधारण्फ । 
टीधारएफ 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


400/231 केवी 


टीधारफ 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


410280 केवी | 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


400/ 230 केवी | 


टीपारपफ 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


400280 केपी 


टीधारएफ 


योजनापस 


400280 केवी | 


पना 


योजनापड़ 


तमिलनाद 
तमिलनाद 


टीधारपफ 
टीधारएफ - 


40220 केसी 


योजनापत 


तमिलनाद 


4220 केपी । 


टीधारपूफ 


योजनापस 


तमिलनाद 


430220 केवी । 


टीधारण 


योजनापस 


1FE 


तमिलनाद 


400/ 110 केवी 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


टीधारपफ 


टीधारपफ 


एमपीएषासिीटी रानिपजापप सब स्टेशन 
1102 | पेन्नमपट्टी 400280 केवी सबस्टेशन 

2x31 एमपीए70230 केवीपालीटीकेलाप | 
समगारेंगापुरम 4101230- 110 केवी पिंड 

सपस्टेशन 
111111 2x35एमपीए ,410280 केवीपालीटीके लाप 

पुडकोटी 410230- 110 केवी नपस्टेशन 
1 . 11 2 : 315 एमवीए, lipso केपी पालिीटी के | 

सापोलिंगर 400280- 110 केवी सबस्टेशन 
1112 2 315 एमपीए, 41230 केवीवालिटी के साप । 

पुलिंगांपोप 400280 केवी सबस्टेशन 
1018 2x315 एमपीए, 400280 केवीधामीटीके 

साप पिलापोट-40020 केवी सबस्टेशन 
1114 पपूरचत्रम । केवी सब स्टेशन की पापना 
1015 Sx31 एमपीए lips केवीवालिटी के साप | 

सोलर पावर नेक्शन के लिएकाषी 400280 

110 केवी सबस्टेशन 
111 विपरम ( गिनी) में 400 केवी सब स्टेशन2 - Film 

पुपपीए पालिीटी 
117 पुढ़ापाटपलपप में 2 -500 एपषीपट्रांसफॉर्मर के 

साप 4007220 केवी सबस्टेशन की स्थापना 
पेनी क्षेत्र में पायागंल 410/ 110 केवी 

[ 5. 20 एमवी सब स्टेशन 
111 4 00/ 110 केवी, 2 - 200 एमवीएधासिीटी । 
1020 | ब) 400/ 110 केवी, 2-200 एपषीप पालिटी 
1021 | पेन्नामपट्टी 400/ 110 केवी , एमपीए पालिीटी । 
10zz | कपी 2 - 21000 एमपीए, 10/ 110 केवी धाग्निीटी 
1073 | समगारंगापुरम - 200 एमवीए, 410/110 केवी 

धारिसीटी 
1024 पलकोट्टा2: 200 एमवीए 400/ 110 केवी 

पासिटी 
पोलिंगुर 2 20 पुसवीप, 10 / 110 केवी 
धारिसीटी 
कोंगई कायपर- कटाकडी 400 केवी डीसी 
जानि । चंड पून पुग्लीनधारकंडक्टर) के एक 
सम्टिका पुजवाणिजयी 
विडनगर( 765400 केवी सबस्टेशन] - कोंगई 

| 400 केवी डीसी जानि 
1027 | Eh00 पुमपीए पारनपक्षमता के लापकोंशगई 

40020/ 110 केवी सबस्टेशन 
1124 चेन्नकिधालापपी में 40230- 110 केवी 

सपस्टेशन का दितीयवालिटी 
कोयंपेद 400280 केवी सबस्टेशन, 2 - 500 

प्पपीए 
1131 नेवेली 400280 केवी सबस्टेशन [ 2 - Film ) 
1132 | 410280 केपी . 2 -50 एमपीए धालीटी 

T65400 केवीर्धाट्याजुरलपस्टेशन 
1033 | घोरागाइप नतीय धोटो) सप स्टेशन 
1034 इंचाफ्कोनमाजेवाग्रिी सब स्टेशन 
118 | सेंट्रल सीपमधारज जीपामिल जेधात्रिी । 


तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 


400/ 110 केवी 
400/ 110 केपी 
400/ 110 केवी 
400/ 110 केवी 
40/110 केवी 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


टीधारएफ 


योजनापड 


टीधारएफ 
टीधारपफ 


योजनाप 


तमिलनाद 


400/ 110 केवी 


टीधारएफ 


योजनापस 


125 


तमिलनाद 


400 /110 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


TEE 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


127 


तमिलनाद 


4lil केपी 


डीसी 


योजनापड़ 


तापजनाद 


400 केवी 


। 


टीपाटपुफ 


योजनापड़ 


तमिलनाद 


400 केपी 


टीधाराफ 


निर्माणाधीन 


तमिलनाद 


400 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


तमिलनाद 
तमिलनाद 


400 केपी 
400 केवी 


टीधारएफ 
टीधारपुफ 


योजनापड़ 
योजनापड़ 


230/ 110 


तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 


टीधारपफ 
टीधारपफ 


230/ 110 


निर्माणाधीन 
| निर्माणाधीन 

निर्माणाधीन 


230/ 110 


टीधारएफ 
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230/ 110 


टीधारपफ 


280/ 110 


टीधारक 


280 / 110 


टीधारपफ 


2801110 


टीधारएफ 


280/ 110 


टीधारष्फ 


तमिलना 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 


20/ 110 
280/ 110 
230/ 110 


टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधाटएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


निपाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 


280 / 110 


230/ 110 


230- 110 


टीधाटपफ 


230/ 110 
230/ 110 


टीधारपुफ 
टीधारएफ 


20/ 110 


230/ 110 


टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 


230/ 110 


280 / 110 


20/ 110 


टीधारफ 


280/ 110 


1036 | पाजपापट्टी 
1037 | चिनगाद सब स्टेशन 
1032 | पॉडिपट्टी । 1- 80 ] | 
105 | जपूनापापुरम 
11 - धनप्यानलम [ 1x100 से 1.60 तक वृद्धि 
1041 | पलकोट्टधतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर 
1042 | सवालापुरम 
1143 | पुलकोट्टायीकटप ) [ 150- 100 ) 
1044 | पोरटनीषाणिन 
1045 | सेंचाट्टी बारीकरण][ 160- 100 ][ नीली-1] 
1144 | कांचीपुरम लाच स्टेशन 
1147 | नपरली सब स्टेशन 
1140 | टीपनषिी पुचम्पानीधानि [ जेषाग्निीए) सच 

स्टेशन 
1140 | तिठपुरजेवाली 
105 सेनपागापुरधानी 
1051 | यापपर्स 
1012 | समयानाप्नर सब स्टेशन 
1053 | पेंचालम जीवाणियां 
1154 | पांचालपाजीपापिया) 
14FF | कोंगल नागारम 
1015 | पिंपत्तूर सब स्टेशन 
107 | नरपानप सवस्टेशन 
107 | संकारापुरम लव स्टेशन 
10 - सब स्टेशन 
11 | कीझाकृष्यप 
1111 | करप्यूर 
1012 | पृषाडी सब स्टेशन 
1163 | चिन्नमंगलम [ 2 1il + 2x161 
11114 | काडाप्टी [ 3x100 + 8x110 ] 
1115 | घटानी [ 2004- 30 ) 
1165 | धनागरकोलि [ 2 : 10px10) 
INT | तारापपि [3x10x110) 

| पूजापाडी 
119 | कनिषेलपपट्टी 
1170 | प्रोड 
1171 | पिंपनमियूर 
1072 | कोंडागा 
1073 | उनिलामपट्टी 
1174 | के. पदर 


20/ 110 


280/ 110 


230 / 110 


280 / 110 


280 / 110 


230 / 110 


230 / 110 


तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तापजनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 
तमिलनाद 


निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्मापाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निपाणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
निर्माणाधीन 
योजनापड़ 
योजनापड 
योजनापड़ 
योजनापड़ 


टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीपारपफ 
टीधारप्फ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारपफ 
टीपारएफ 
टीधारएफ 
टीधारफ 
टीधारपफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीधारएफ 
टीवाटपफ 


230 / 110 
230/ 110 


280 / 110 


20/ 110 


230/ 110 


230/ 110 


280/ 110 
230/ 110 
280/ 110 


2801110 


230 / 110 


230/ 110 
250/ 110 


टीधारएफ 


तमिलनाद 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1075 | धर्मपरी सवस्टेशन में पेत्तूट- काटपांगलपका 

पुजवाणिजषी 
1175 | मिजापोट - पारापनी[ पनी पत ) 
1017 | पीएन टोड - कोयंदापून केवल 
1ITR | मधि - कावानर 
1073 | पोनरिपट्टी 280 केवी सब स्टेशन में घलांइट 

घलागारकोलका पुजधानिधी 
100 तिरपुर में षासुर- पनाम का पुलधानिधी । 
1011 | कोनाडी- पीपुन टोडकापापी - कायदा 


तमिलनाद 
तमिलनाद 
तापजनाद 
तमिलनाद 


220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 
220 केवी 


डीसी । निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 
दोसी निपापाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 


तमिलनाद 
तमिलनाद 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी निर्माणाधीन 
डीसी । 

निर्माणाधीन 
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। 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी । निर्माणाधीन 
डीसी निर्माणाधीन 


1012 | टॉटियारपेट - पेनिन चिन नीपल) 

तमिलनाद 
105 रिकाद - धंवानर ततीप पेन टोडसव स्टेशन तमिलनाद 

[ यूनीकेपला 
1054 न्यानारपाडी - प्रतियांषीपासून कपल 

तमिलनाद 
शेनपगापदर सब स्टेशन में धरासूर - काटाडा नजिनाद 
जानका पुजवाणिजधी 


। 


निपाधीन 


220 केवी 
220 केवी 


डीसी 
डीसी 


निर्माणाधीन 


11 


220 केवी 


टारसी 


कुप्पाकोनम में घिसकर - कदालंगडी लाइन का | तमिलनाद 
पुलधापिलधी 


निर्माणाधीन 


1077 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कालोर में उसंबरपेट - विनपटम लाान का | तमिलनाद 
पुजवापिली 


11 


220 केवी 


डीसी 


| निर्मापाधीन 


धनकाडापू 400 केवी सब स्टेशन में पावाडी - | तमिलनाद 
धोपक्रसमंडपम का पूजधानिधी 


11 


कंडाइमें पीरानम - कोडीकुटीची जानि 


तमिलनाद 


220 केवी 


छीनी 


निर्माणाधीन 


क्यापार - तूतीकोटिन 


तमिलनाद 


220 केवी 


निर्माणाधीन 


141 


220 केवी 


डीसी 


अपनापल्ली में लंगिरी - कटीपानगालम का | तमिलनाद 
पुजवापिलधों 


निर्माणाधीन 


1 .12 


220 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


पौना पिंटपन्नापलाई धीर वानर फीडरों के तमिलनाद 
लिए नेवेली 250/ 110 केवी सब स्टेशन 


[ 


220 केवी 


निर्मापाभीन 


प्रस्तापित नेली 280 / 110 केवी सब स्टेशन का | तमिलनाद 
नेपेसी - टीपा 


1 


. 


220 केवी 


| निर्मापाधीन 


प्रस्तापित नेवेली 280/ 110 केवी सब स्टेशन का | तमिलनाद 
पुनएनटीपीएन 


TI 


लिंगानल्लूर वारंटीएस 


तमिलनाद 


220 केवी 


डीसी 


निपापाधीन 


111 


काजूर - पीरापुरम ( पलपी कोली) पाया नेली 


तमिलनाड 


220 केवी 


डीसी 


निपाधीन 


1017 


कवानर - काकडी पोहा) 


तमिलनाद 


220 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पलयापट्टी में पौजूदा पारापाठी - बन्दर का | तमिलनाद 
पूजधापिलधी 


11 


220 केवी 


जीसी 


निर्माणाधीन 


रूखीकत राशिपलायम 400 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
पाना 230 केवी रंगूर - कुमकाठी - पसाराम 
फीट का पुजवाणिजधी 


11TTI 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


स्वीकृत राशिपलायम 400 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
पौनडा 230 केवी पावाडी - कलकारी - पगाजूर 
फीडरका पलथालियो 


111 


शूलीगी - होयर याच स्टेशन 


तमिलनाद 


220 केवी 


T 


निर्माणाधीन 


T 


में 


पीपेटप्पट- चटनी 


का | तमिलनाद 


220 केवी 


संगवरचतरप 
पुजवाणिजयी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


115 


कुरुकाठी में पाविाडी - पुगाजूट जान का तमिलनाद 
पुलवापिलधी 


220 केवी 


| डोत्रिी 


| निर्माणाधीन 


1104 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पौनहा धर्मापुरी [ पाजावाडी) 400 केवी सब | तमिलनाद 
स्टेशन से he प्रस्तावित अनापल्ली 280 केवी 
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सब स्टेशन में पुलवापिजी 


1111 


220 केवी 


डीसी 


। निर्माणाधीन 


टीपनषिी एचक्यू यूनी कविता में टोनीडापट - | तमिलनाद 
पालापोर जान का पूजधानिधी 


111 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


प्रस्तापित तिपत्नर 280 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
पौजूदा 280 केवीलगिटी - पिन्नामंगलपलानि 
का पुजवापिलधी 


1117 


220 केवी 


| डीली 


निर्मापाधीन 


भूपिटरी पाजावाडी) - उपनापती280 केवी सब | तमिलनाद 
स्टेशन 


1101 


220 केवी 


जीसी 


निर्मापाधीन 


| कामधी सब स्टेशन - तिठजीत सब स्टेशन | तमिलनाद 
[ परापलिंगापुरम ) - अक्टिना 


11 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


प्रस्तावित पदापरापासप 400 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
230 केवी घोपाम्नमंडपम - पालाम का 
पुजवाणिजधी 


1111 


| 220 केवी 


निर्माणाधीन 


प्रस्तावित पटापटापलम 400 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
280 केवी धोपासमंडपम - पोन्नापुरम 
पुजवाणिजधी 


1111 


220 केवी 


रागी 


निर्माणाधीन 


प्रस्तावित समयानम्र 230 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
पौना 280 केवी पासपना - धजगारकोलीका 
पुजवाणिजधी 


111 


. 


220 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


पोकर 280 केवी सब स्टेशन यूनी) कडायटरी से | तमिलनाद 
पोकर [ धोपुन + यूनी) में पीपेटप्पट - कडायटी 
का पुजधापिलधी 


1113 


220 केवी 


| डोली 


निर्माणाधीन 


तहतावित नीपानप 230 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
पौजूदा 230 केवी पी . पी . नापूर - पंजापूट का 
पुजवापिलधी 


1111 


220 केवी 


होली 


निर्मापाश्रीन 


प्रस्तावित नीपानप 230 केवी सब स्टेशन में | तमिलनाद 
पाहा 280 केवी पी . पी . नाजूट - पिलखकर का 
पुजधानिधी 


11115 


घोट्टीयापपकम - धोपेगा 


तमिलनाद 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1115 


घोट्टीयापपम - स्टिस अप स्टेशन 


तमिलनाद 


220 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1117 


220 केवी 


डोली 


निर्माणाधीन 


संकटापुरम 230 केवी सब स्टेशन में मौजूदा 280 | तमिलनाद 
कंघी नेती टीप - पिटखन्नामलाई का 
पुजवानिधी 


111 


220 केवी 


पुपासी 


निपाधीन 


11 


220 केवी 


पुसायी 


निर्माणाधीन 


प्रस्तावित पुषनाडी में मौजूदा 280 केवी धन्दर तमिलनाद 
- घनापूर का पुलधाईपली 
टोहिणी घिण्टर टेक धौफ संरचना में सीएमधारएन | तमिलनाद 
कोयमषेध 20 केवी जीपाएन सब स्टेशन [ 280 
केवी पूनी पिता 
| धर्मापुटी पालापटी] - गुम्पापभी मिलनाद 


120 


. 


. 


| 220 केवी 


। एनाली 


निर्माणाधीन 
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1121 


कम्पनर - शेनपगारजानि 


तमिलनाद 


220 केवी 


पसानी 


निर्माणाधीन 


1122 


पीटानम - अभिषेकापट्टी पीजीसीधापिल ) 


तापजनाद 


220 केवी 


प्यासी 


निर्माणाधीन 


1123 


पीरानम - कोडी करनी 


तमिलनाद 


220 केवी 


पलानी 


निर्माणाधीन 


1124 


| धरासूर - गोपी 


तमिलना 


220 केवी 


प्रयांनी 


निर्माणाधीन 


1125 


कानिटी सेपट्टी 


तमिलनाद 


220 केवी 


पुरानी 


निर्माणाधीन 


112 


220 केवी 


पुरानी 


निर्माणाधीन 


कोपपद 280 केवी पुधापिल - गुड 230 केवी | तमिलनाद 
जीपाणिन 


1127 


गंडा - पोकर जीपाणिग्न कपिल) 


तमिलनाद 


220 केवी 


पलानी 


| निर्माणाधीन 


1128 


| विष्णपुरम - उन्दरपेट 


तमिलनाद 


220 केवी 


पसायी 


निर्मापाधीन 


1124 


गुंडा - धार. ए . पुरम सप स्टेशन 


तमिलनाद 


220 केवी 


पुलामी 


निर्माणाधीन 


1150 


कितपॉक - सीएपधाराज केंद्रीय जेल 


तमिलनाद 


220 केवी 


प्रयांनी 


निर्माणाधीन 


1151 


इंगूर - धरासूर ( पीनीग्रीधापिल 


तमिलनाद 


220 केवी 


पलानी 


निर्माणाधीन 


1152 


पेनिन पिन -टीनापी एनफ्यू नीकेपित] | तमिलनाद 


220 केवी 


प्यासी 


निर्माणाधीन 


113 


220 केवी 


पुरानी 


निर्माणाधीन 


स्लीपमधारणा केलीय 230 केवी सब स्टेशन से | तमिलनाद 
पजियानपोप 400 केवी सब स्टेशन पनी कविता 


11 


220 केवी 


पुसायी 


। निर्माणाधीन 


सीएमधारपूज डीय जेल से प्रस्तावित पाप्पलम | तमिलनाद 
230 केवी नीवाणिग्न सब स्टेशन पनी केपिता 


1155 


पेनिन माट - पजियारोप पनी केपिला 


तमिलनाद 


220 केवी 


| प्यासी 


निर्माणाधीन 


111 


220 केवी 


| प्रसांनी 


निर्मापाधीन 


पेलालपीदपी 400 केवी सब स्टेशन से नेमेली | तमिलनाद 
पिप्पयाडी20 केवी सब स्टेशन 


1137 


पीपेरप्पर - कोरत्तर सचालक पालना) 


तमिलनाद 


220 केवी 


प्यासी 


| योजनापड़ 


1158 


पीरानम - तिसनेप्रेती ( पीनी) [ नीग्लिी -/] 


तमिलनाद 


220 केवी 


पर | निर्माणाधीन 


डीसी 
प्रशास्त्री 


1151 


कानुरानी - खेमपट्टी फीडर 


तमिलनाल 


220 केवी 


डीसी 


पर | निर्मापाधीन 


प्रयासी 


पलादाम - इंगूर 


114 


तापजनाल 


220 केवी 


___ पट | निर्माणाधीन 


डीसी 
प्रमात्री 


111 


220 केवी 


डीसी 


पर निर्माणाधीन 


उसुन्दरपेट 280 केवी सब स्टेशन से प्रस्तावित | तमिलनाद 
संकटापुरम 230 केवी सब स्टेशन 


एमाली 


220 केवी 


डीनी 


112 


पट निर्माणाधीन 


धर्मापुरी [ पालाघडी ) 400 केवी सब स्टेशन से | तमिलनाद 
प्रस्तावित तिठपत्नर 280 केवी सब स्टेशन का 
पुजधानिधी 


प्रयांसी 


11 


220 केवी 


डीसी 


पर |निपाधीन 


पतालवीदपी 400 केवी सब स्टेशन में पोंडीपट्टी | तमिलनाद 
280 केवी सब स्टेशन 


पुरानी 
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11 


220 केवी 


पेलालपीदपी 400 केवी सब स्टेशन से पपाटी | तमिलनाद 
280 केवी सब स्टेशन 


| डीली 
प्रयाली 


पट | निर्माणाधीन 


1115 


केवी सब | तमिलनाद 


220 केवी 


पर | निर्माणाधीन 


पल्लालपीदपी से पानडा पुकोट्टा 
स्टेशन 


डीसी 
पुरासी 


1145 


देवीगायीकरण (दितीय अतिरिक्त 


तमिलनाद 


22055 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1147 


धारण परमानीधाम पनी जीधाग्निी 


तमिलनाद 


22068 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


1141 


तारापषिचत स्वचालित टीधारक) 


तमिलनाद 


220/ 110 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


114 . 


घोगा डिस्ट्रिपल परटेट अप स्टेशन 


तमिलनाद 


220 / 110 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1111 


220 / 110 


टीधारएफ 


। निर्माणाधीन 


सिंगारपेट [ 3.50 से 2 .10 एमपीए तक विस्तार | तमिलनाद 
धौर सब स्टेशन परिसर के भीतर नए रूपान पट सय 
स्टेशन को शिफ्ट करना 


1151 


पुप्याडस 


तमिलना 


220/ 110 


टीधारपुफ 


| निर्माणाधीन 


1112 


सिंगापुरम सवस्टेशन धाग्रिीटी -II ] 


तमिलनाद 


220 / 110 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


115 


नेप्माली - चिंपियाडी[ 2 - 100 +3x100] 


तमिलनाद 


220/ 110 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


114 


उम्पूर -विडनगर 765 केवी डीसी सानि 


तमिलनाद 


T65 केवी 


टीसी 


निर्माणाधीन 


1155 


पिण्डनगर - कोयप्पटात केपी डीसी जानि | तमिलनाद 


T65 केवी 


डीली 


निर्माणाधीन 


11111 


765 केवी 


टीधारएफ 


निपाधीन 


पिर नगर में 2X100 पुपपीए , 765400 केवी | तमिलनाद 
पालिीटीएन 


1157 


विडनगर - कयापार 400 केवी डीसी जाति 


। तमिलनाद 


400 केवी 


असी 


| निर्माणाधीन 


1157 


विडनगर - कमी 400 केवी डीसी जानि 


तमिलनाद 


400 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


11 


विनगर - पप्पागन्द । केपी डीसी जानि | तमिलनाद 


41 केवी 


डीसी 


निर्माणाधीन 


. 


11 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड 


क्वंट पूस 400 केवी डीसी जाति के साप पनगरू | तेलंगाना 
टीएलजेनकी प्लांट रिवनयाई से प्रतापित 
400220 केवीपोप्मनपाली सब स्टेशन 


11151 


400 केवी 


जीसी 


योजनापस 


क्वंद पूल डीसी सानिमारा प्रस्तावितरपराचेरला तेलंगाना 
विनयाई से प्रस्तावित 400220/ 132 केवी 
चौदप्पन सब स्टेशन 


112 


40 केवी 


डीसी 


योजनापड 


क्वंड खडीसी जानिहारा प्रस्तावित रपटाचेला | तेलंगाना 
विनयाई से प्रस्तावित 400220 केवी डिंडी सप 
स्टेशन 


11 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड़ 


क्वैड पूल डीली शानिवारा प्रस्तावितरपरानेटला | तेलंगाना 
विचमाई में प्रस्तावित 410220 केवी पाहेपरम 
[ टीएनट्रारको) अप स्टेशन 


117 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड 


पपेट पूस डीसी जानिटाराततापितरपरानेरला जेलंगाना 
विचपाई से प्रस्तावित 400220 केवी जनगांव 
सब स्टेशन [ जनगांव सब स्टेशन पनगक धोर | 
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केटीपीपल ला कृष्णान योजना में शामिल 


1111 


400 केवी 


गयी 


योजनापन 


क्वंड पूल 400 केवी डीली लानि के साप पनगा | तेलंगाना 
टीपलनेनको प्लांट खिचयार्ड में प्रस्तावित 
4001220 

केवी 
पोपनपती सब स्टेशन तक विस्तार 


1115 


40 केवी 


योजनापड 


डिंडी 410220 केवी सब स्टेशन में 400 केवी | तेलंगाना 
पीसलप - पपीपल्ली डीसी जानि के रोनों 
सक्टिों का पुलवानिधी 


117 


400 केवी 


डीसी 


योजनाप 


केवल एक सम्टि के पुजवाणिजधों के पनाय | तेलंगाना 
सूपिट 400 केवी सब स्टेशन में पत्रकारम - 
विजयवाडा केपी डीसी जाति के दोनों सम्टिों 
का पजधानिधी 


11 


| din केवी 


डीसी 


गा 


योजनापन 


क्वंट पूस 400 केवी डीसी लानि माया प्रस्तावित | तेलंगाना 
400220 केवी पोमनपाली सब स्टेशन से पाने 
पाले सूर्यापेट 4101220/132 केवी सब स्टेशन तक 
विस्तार 


11 


| 400 केवी 


| डीसी 


योजनापड 


क्वंट पूस 400 केवी डीसी जाति - जगभग 120 | तेलंगाना 
कि . मी . दारा प्रस्तावित 41220 केवी जनगांव 
सब स्टेशन का प्रस्तावित till केवी तिप्यापुर 
पुजवाई सब स्टेशन तक विस्तार 


177 


400 केवी 


डीसी 


योजनापड 


पंड पूस ! केवी डीसी जानि - जगभग 70 कि . | तेलंगाना 
पी . दारा प्रस्तावित 400220 केवी जनगांव सब 
स्टेशन का प्रस्तावित 400 केवी तिप्यापुर पुलाई 
सब स्टेशन तक विस्तार 


400220 केवी 


टीधारएफ 


योजनापन 


Nx500 एसपीए + 2x 100 एमवीए के साप | तेलंगाना 
4007220/ 132 केवीवेटप्पल सब स्टेशन 


1172 


केवी | तेलंगाना 


40220 केवी 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


2 - 315 पुपपीए के साप 40220 
पोप्मनापल्ली सब स्टेशन 


1173 


40/ 220 केवी 


टएफ 


| योजनापड 


Shlil पुपपीए के साप 400220 केवी जनगांव | तेलंगाना 
सब स्टेशन 


1174 


पलकारप सब स्टेशन में यकीकरण 


तेलंगाना 


4il केपी 


टीधारप्फ 


योजनापड़ 


1175 


शंकरपती सब स्टेशन का सीकटप 


तेलंगाना 


4in केवी 


टीधारपूफ 


योजनाप 


1175 


220 केवी 


डीसी 


हरनगर सब स्टेशन पर हिलाम्मन सब स्टेशन - | तेलंगाना 
नरकेटपरली जाति का पुलपानिधी 


निर्माणाधीन 


1177 


पेर मलारम में शरनगर - येरमलारम लाप्न का | नेलंगाना 
पुजवालियों 


220 केवी 


| डोली 


निर्माणाधीन 


111 


220 केवी 


| डोली 


निर्मापाधीन 


फपनिटी रपिटाला के समीप पपीरीपाली सप | नेलंगाना 
स्टेशन - पसन के पुल के फोटो पोजटेक 


117 


पेपर- पिप्पाजीपेट 


तेलंगाना 


220 केवी 


डीनी 


जीसी 


निर्मापाधीन 


11 


पिंप्पानीपैट में भूतपूर - कलवाकी लाइन का | नेलंगाना 


220 केवी 


IPAT 


निर्माणाधीन 
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| पुजवाणिजयी 


F 


220 केवी 


डीसी 


निर्मापाधीन 


पिम्पानीपेट ( सक्टि -II) में भूतपुर - रसवातीं | तेलंगाना 
जान का पुजवाणिजधी 


1112 


तेलंगाना 


220 केवी 


निर्माणाधीन 


येर मैलारप - परगी 
छिजाम्प नरकेटपल्ली 


113 


तेलंगाना 


220 केवी 


डीसी 


| निर्मापाधीन 


111 


220 केवी 


डीसी 


पीपाती कोपन वाट - पातनगर सब स्टेशन तेलंगाना 
पुक्स पुजपी पित 


यूनी | निर्माणाधीन 


कपिल 


115 


220 केवी 


पुपानी 


निर्मापाश्रीन 


सूपिट - शंकटपाती सम्टि - I) केपीरक्षीपाली | तेलंगाना 
( पनिकोंडा) सब स्टेशन के दोनों अफ्टिों का 
पुजधापिलधी 


11 


पुडीरपदापीनी] - बुढीरप्पड़ 


तेलंगाना 


220 केवी 


प्रयांनी 


निर्माणाधीन 


1157 


लमनगर सब स्टेशन 


तेलंगाना 


220/ 1320 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


117 


विचपाती ( अजलीकटप 


तेलंगाना 


220 / 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


11 


नयापूरपालिीटी-II ] [ 150 एमपी 


तेलंगाना 


220/ 132 


टीवाटपफ 


निर्माणाधीन 


T 


नयापुर धाग्रिीटी-1 ] [ 100 प्रपती 


तेलंगाना 


220/12 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1111 


पनीकोंडासपरटेंशन 


तेलंगाना 


220/ 132 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


1112 


जलगांप सप स्टेशन 


तेलंगाना 


220 / 132 


टीधारएफ 


। निर्माणाधीन 


1195 


जगदलपुर सब स्टेशन 


छत्तीसगर 


400 / 220 


टीवाटप 


1 


. 


पमती सब स्टेशन 


श्तीसगर 


41220 


रएफ 


1101 


पोमारा 


अत्तीसगड 


220/ 15 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


115 


| स्वसिव स्टेशन 


शतीनगर 


220/12 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1147 


धालीवालपस्टेशन 


शत्तीसगः 


220 / 15E 


टफ 


निर्माणाधीन 


1111 


नारायणपुर नप स्टेशन 


अत्तीलगा 


220 / 132 


टीवाटपुफ 


निर्माणाधीन 


1191 


धेरडेडी पिलानपुरा नाच स्टेशन 


तीनगर 


220/12 


टीपारपफ 


| निर्माणाधीन 


12 


जगलपुर 


शत्तीसगड 


220/ 132 


टीधारएफ 


| निर्माणाधीन 
। 


1211 


टेना - जगदलपुर 


अत्तीसगर 


400 


टीसी 


400 


1212 


10 


डीसी 


पपती में 400 केवी देता - जगदलपुर डीसीके | अतीसगः 
रोनों सम्टिों का पुजवालियों 


1243 


टायपुर - रोपा 


आत्तीनगा 


E20 


निर्माणाधीन 


1214 


मुंगेली - कवर्धा 


शत्तीसगर 


220 


निर्माणाधीन 


डोली 
| डीली 


1245 


डीसीडीपुल पटसूट -जगदलपुर जानि 


अन्तीनगर 


E20 


निर्माणाधीन 


RAI 


TELI 


कोरवा - विपापपुर दिनीय लम्टि 


तीनगर 


220 


निर्माणाधीन 
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1207 


भूपती - गुरुरडीसीडीपय जानि 


| अतीनगर 


220 


निर्माणाधीन 


डीनी 
डोली 


220 


निर्माणाधीन 


नट्यानपुर में गुर - पटट साप्त का मतीनगर 
पुजधापिलधी 


1244 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


परटेंडी (पिंजालपुर ) [ पष्टी सर्किट टावर पर अत्तीनगर 
पोपका - भरतपुरलाान का पुलधापिलधी 


1214 


220 


डीसी 


घेरडेही [विज्ञासपूरा [ पल्टी अक्टि टापट पर | शतीलगा 
पोपका - सिम्ता जानका पूजधानिधी 


निर्माणाधीन 


1211 


मुंगेली - वर्धाडीलीडीएस जानि 


अत्तीसगर 


डोली 


220 


निर्माणाधीन 


1F12 


220 


220 


डोली 


योजनापड़ 


देना [ 400 केवी सब स्टेशन में भाटापाटा - रोपा | अलीलगा 
का पुजवाणिजधी 
| देना में मोपका - सिंन्तरा सानिका पुनधानिधी | तीसगा 


डीसी 


1215 


220 


योजनापड़ 


1214 


220 


पटी साक्ट टाघर पर देना -टाटी डीसीडीएन | अन्तीलगा 
जाति 


डीसी 


योजनापड़ 


1215 


F20 


| एमाली 


निर्माणाधीन 


पोखारा में उरला - वेडापारा [भिजाई का अतीनगर 
पुजवाणिजधी 
मेरा- मुंगेली सानि रितीय प्रक्टि 

आत्तीनगर 


1215 


220 


प्रसार 


योजनापड़ 


1217 


पापडीया सवस्टेशन 


दाट धीर नागर | 22016 


टीधारएफ 


निपाधीन 


इपेली 


1211 


| टिंगनवाडा सब स्टेशन 


एपनधीटीप 


22055 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1210 


पागरवाडा पीनी] - पागपाडा 


पनीर रोष 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1220 


पागरवाडा - टिंगनवादा 


रमन धौर रीघ 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


121 


तापजीवापस 


गोवा 


22033 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1222 


| पोंडा सब स्टेशन अतिरिक्त 


गोवा 


22033 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1EES 


लालीगाधी 


गोवा 


22038 


टीधारपफ 


निर्मापाधीन 


1224 


प जीवापिस 


गोवा 


220/ 110 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1221 


| करप्पा जीवाप्रिय 


गोवा 


220/ 110 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


1221 


टिविमा टीधारएफ ( बलीकटप) 


गोवा 


220/ 110 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1227 


कोजवाले - तप्प 


गोवा 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1221 


| कोलवाजे - काप्पा - पर्ना - कुनकोजिम जानि 


| गोवा 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1221 


पोंडा - पर्ना 


गोवा 


220 


एमाली 


निर्माणाधीन 


120 


लारोडीजीपाणिनां सब स्टेशन 


गुजरात 


Ji0220 


टीधारएफ 


1231 


मचंदानीधाईपना सब स्टेशन 


गुजरात 


410220 


टीधारएफ 


12 - 2 


400/ 220 


टीधारएफ 


220 केवी पाप का 400 केवी जीवापिसा उलट | गजात 
तक उन्नयन 
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124 


फदा सब स्टेशन 


गजात 


400/ 220 


टीधारफ 


1234 


भांगट सब स्टेशन 


गुजरात 


401220 


टीधारपफ 


1215 


कालाघाट सब स्टेशन 


गुजरात 


4010/220 


टीधारएफ 


1256 


धमालिया लपटेशन 


गुजरात 


410220 


टीधारपफ 


1F37 


केवी प्लान्निज सब स्टेशन 


गुजरात 


Jil/ 220 


टीधारएफ 


124 


शापर सब स्टेशन 


गुजरात 


410220 


टीधारपफ 


1ESO 


| केशोर जीवापस सब स्टेशन 


गुजरात 


40/220 


टीधारपुफ 


12 


पिंपावर सब स्टेशन 


गुजरात 


400220 


1241 


शारा सबस्टेशन 


गुजरात 


400/220 


टीधारफ 


12442 


पलभीपुर सच स्टेशन 


गजात 


22016 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1245 


Bhestin सब स्टेशन 


गुजरात 


E2016 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


124 


पंछानी सब स्टेशन 


गुजरात 


22056 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


1245 


जगाडिया 


गुजरात 


22055 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1245 


उकाराष्ट्र) 


गुजरात 


22056 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1247 


| सानंद 


गुजरात 


E2016 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1242 


प्रचिन नालंगपोटा 


गुजरात 


22056 


टीधारपूफ 


निर्माणाधीन 


124 


| पाटोर सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीधारप्फ 


निर्माणाधीन 


125 


भार बीकटप ) [ 2x110- 100) 


गुजरात 


22056 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1251 


नापनगर सीकर ) [ 150- 100 ) 


गुजरात 


22056 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


122 


ताप्पर बाटीकरण 


गुजरात 


22055 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1255 


राधनपुर सीकरण 


गुजरात 


22055 


टीधारपफ 


निपाधीन 


1254 


सान्जेन सब स्टेशन 


गुजरात 


22056 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1255 


पोतीगोप लप स्टेशन 


गजान 


22055 


निर्माणाधीन 


11 


हिलोडा सब स्टेशन 


गुजरात 


22016 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


127 


| पटेनरी सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीपारपफ 


निर्माणाधीन 


125 


पागोरा सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीपारपफ 


निर्माणाधीन 


121 


22056 


रएफ 


निर्माणाधीन 


धपोर [ 65 केवी से 220 केवी - हानि के रूप | गुजरात 

उन्नयन 


125 


| कवांत सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीधारक 


निर्मापाधीन 


1261 


पांकानेट सब स्टेशन निता रानकोट नीलिी -1] 


गजान 


22055 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 
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122 


पलाला 


गुजरात 


22055 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1 


पानिज सब स्टेशन 


गुजरात 


E2016 


टीपारएफ 


निपापाधीन 


12EL 


| खंभालिया अप स्टेशन 


गुजरात 


22056 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


12655 


केला सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1211 


कालापाड 


गुजरात 


22056 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


1ET 


कालापाड सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीवाटप 


निर्मापाधीन 


121 


भचंदा नीषाणन ( निजाका 


गुजरात 


22056 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


12 


पापा | निजाधमनी) सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1271 


| कालापाड जीपाईपल | जिजा जापनगर) 


गजात 


F2055 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


1271 


जातोड अप स्टेशन 


गुजरात 


F2055 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1272 


तजज लपस्टेशन 


गजरात 


22055 


टीधारपफ 


। निपाधीन 


1273 


रूपोडा जालोड) सब स्टेशन 


गुजरात 


22016 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1274 


गोंडल सबस्टेशन 


गुजरात 


22056 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


1275 


अनाज सब स्टेशन 


गजात 


22016 


टीधारफ 


निर्माणाधीन 


1276 


भोगट जीवापिस निसानापनगर) 


गुजरात 


22056 


टीधारएफ 


। निर्माणाधीन 


1277 


टानकोट-|| सबस्टेशन 


गजान 


22016 


टीधारएफ 


योजनापट 


1271 


घोजपाड सप स्टेशन 


गजटात 


22056 


टीधारप्फ 


यजिनापड 


1271 


| लोल सबस्टेशन 


गुजरात 


22016 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


12E 


पिंज सव स्टेशन 


गुजरात 


E2016 


टीधारएफ 


| योजनापड़ 


121 


22055 


टीधारफ 


योजनापड़ 


| हिलोडा [ 132 केवी से 220 केवी जीधापिल के | गुजरात 
रूप में उन्नयना 


122 


पजालीनोट सब स्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीधारपफ 


योजनापड़ 


123 


पगासटा सवस्टेशन 


गुजरात 


22055 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


124 


गटटात लपस्टेशन 


गुजरात 


220 / 13256 


टीपाटपुफ 


निर्माणाधीन 


1255 


| पापुर सबस्टेशन 


गुजरात 


220 / 132 


टीधारएफ 


निर्मापाधीन 


12 


गोटी 


गुजरात 


220/ 152 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1217 


पिडी अजीकरण] [ 150-50] 


गुजरात 


220/ 132 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1211 


पनकानेट सवस्टेशन जिला राजकोटा जीसी-1) | गुजरात 


F2012 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


12 


साटिया 


गुजरात 


220 / 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 
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1FIT 


पापा जिलाधमटेली) सवस्टेशन 


गजात 


220/ 132 


| टीधारएफ 


| निर्माणाधीन 


1241 


पापी - सवाट जानि 


गुजरात 


डोली 


1242 


| डीसी 


लवाड में 400 केवी पुलानी पडानी - झाला | गुजरात 
जानिका पुजवानिधी 


1241 


काटोली सब स्टेशन में 40 केवी डीसीकोलाप्पा | गुजरात 
- चोटानिया जाति के सक्टि का एलवाईपलधी 


14 . 


T 


पलाना - पाड [ वंड पूल 


गुजरात 


1245 


कायोर - धमटेली सानिविंड पूल 


गुजरात 


40 


12411 


डोली 


पाप सब स्टेशन में 400 केवी डीसी उमा - | गुजरात 
कोलाप्पालानिके एक सक्टि का पुलधापिलधी 


1247 


40 


डोली 


पाप सब स्टेशन में 400 केवी डीसी शानोर - | गुजरात 
नवसारी जाति के एक प्रक्टिका पुजवाणिजधी । 


1241 


डीसी 


का पुलधापिलधील दोनों सम्टिों Milin केवी | गुजरात 
डीसी Hundra - Zerda जानि at Charanks 
सब स्टेशन 


124 


मचंदा -पलाना जानि 


गुजरात 


LIRI 


| सापट-फेदा जानिएटिपन मूला 


गुजरात 


स 


111 


हाला - शापटलानि हिवन पूस ) 


गुजरात 


TM 


112 


400 केवी फेला नपस्टेशन में 400 केवी डीसी | गुजरात 
कोसाप्पा - चोरानिया लाान के एक सक्टि का 
पुजवानिधी 


15 


लासी 


ब 


शारोड | सब स्टेशन में 40 केवी डीसीलवाड - | गुजरात 
पापी जानिके सर्किट का पुजवाणिजधी 


1504 


भोगट - कालापाड जानि 


गुजरात 


AL 


105 


गजान 


पाया 


कालापाड सब स्टेशन में 400 केवी डीली पट्यार | 
- हातालानिके रोनों शक्टिों का पुनधानिधी 


11 


شه 


डीसी 


फेट्दा सब स्टेशन में प्रस्तावित 400 केवी डीसी | गुजरात 
कासोर - पपटेली सानि के दोनों शक्टिों का 
पुलवापिलधी 


117 


10 


डीसी 


धमाजिपा सब स्टेशन (टिपन पूल) में 400 केवी | गुजरात 
पुलांनी एलएलपी - धानोज जानि का 
पुजवानिधी 


141 


10 


जीसी 


धालिया सब स्टेशन [हिवन पूस में 400 केवी | गुजरात 
पुलांनी पुनपापी - कामोर जानि का 
पुजधानिधी 


11 


जीसी 


पानिज सवस्टेशन में प्रस्तापित 400 केवी डीसी | गुजरात 
पानापोटी - सोना सानि के एक प्रक्टि का 
पुजधानिधी 
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1510 


संबरी - पान्तिन डीसी 


गुजरात 


डीसी 


1811 


पदा - अन पूल। पीनी] जानि 


गुजरात 


400 


सीमा 


1512 


Jill 


सारा - केशोड जानि 

गुजरात 
जोडा ( मंडी) में वापी - जेटा के एक साक्ट | गुजरात 
का पुलवालियो 


1311 


பப் 


1314 


कोलाप्पा - धनमाजिया 


गुजरात 


40 


डीसी 


1515 


कालापाड - केसोड 


गुजरात 


40 


लासा 


1511 


पिंपाषष - अपटेली 


गुजरात 


400 


डीसी 


1517 


220 


2 - टीसी 


निर्मापाधीन 


पोती गोप सब स्टेशन पाली जानिएल- 59 ) में | गुजरात 
भडा - पारा जानि के दोनों सक्टिों का 
पुजवापिलधी 


1515 


E20 


पागोटा सवस्टेशन चौरानिया - सानाडाका | गुजरात 
पुजवाणिजधी 


निर्माणाधीन 


13 


220 


पौध सब स्टेशन में ताप्पट झाला जानि का | गुजरात 
पुजधानिधी 


डीनी 


निर्माणाधीन 


12 


जापनगर - हाला 


गजान 


20 


निर्माणाधीन 


| डीसी 
साली 


121 


220 


निर्मापाधीन 


सानोर तक करवाडा - जपादिया जाति का गुजरात 
पुजवानिधी 


1522 


E20 


जीसी 


पन्टा में घटीपोटा - नवतराना जानि के एक | गुजरात 
सक्टिका पुजवाणिजधी 


निर्माणाधीन 


1FFES 


220 


डीसी 


निपाधीन 


व्यंकटपुरा - पापोडिया [ 765 केवी | गुजरात 
पीजीसीधापिलालानि 


124 


E20 


कालापाड सब स्टेशन में भडा - टानकोट लानि | गुजरात 
के दोनों सक्टिों का पुजवाणिजधी 


बीती 


निपाधीन 


12 


220 


डीसी 


निर्मापाधीन 


निफका में जामनगर - जेटपुर जानि -|| का | गुजरात 
पुलधानियों 


. 


12G 


220 


जयी 


क्वान्त में व्यंकटपुरा - धनमाजिया जाति के एक | गुजरात 
सक्टिका पुजवाणिजधी 


निर्माणाधीन 


1527 


घोटार धरेली - हाम्रा लानि का पुजवाणिज | | गुजरात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


121 


| गावालाड भयाली [ डीएफसीसी) लानि 


गुजरात 


220 


जीसी 


निर्माणाधीन 


14 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


कुकमा में शिवालया - नानीबाबर का | गुजरात 
पुलधापिली 


10 


टाधनपुर - संबी जान 


गजात 


220 


|निर्माणाधीन 


1331 


जारोट में पुरुषमालिया - जाप्पधा लान का | गुजरात 
टमिनेशन 


220 


डोली 


निर्माणाधीन 


12 


पडोदरा पीनी] - व्यंकटपुरा जानि 


गजान 


UM 


220 


निर्माणाधीन 


| 220 
| 20 


15 


भोगट - टानाप जानिएल- 4 ) 


| गुजरात 


| डीली 


निर्माणाधीन 
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154 


पारन करपसाट - परतेन का पुजवाणिजधी 


गुजरात 


220 


जीसी 


निपाधीन 


135 


720 


डोली 


निर्मापाधीन 


220 केवी जालोड सब स्टेशन में 220 केवी | गुजरात 
डीसी कडाना - गोधा जाति के एक सक्टि का 
पुजवाणिजधी 


1516 


पिटराना पीनी] - परेनडी लानि 


गुजरात 


220 


जीसी 


निर्माणाधीन 


1537 


पापी - नानंर डीएफसीसी) जानि 


गुजरात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


| नारिया जीपलाली) - पोटा 


गुजरात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


151 


E20 


निर्माणाधीन 


पौजूदा 132 केवी पुलांनी लालपार - पनकानेर | गुजरात 
जातिकोडिसमेंटल कट एपानी टावर पर पनकानेर 
सब स्टेशन में जालपार - सरतानपाट जान का 
पुलवापिलधी 


| पडोरयापीनी] - जाप्पुषा तानि 


गुजरात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


141 


चोरानिया - साजेनाडालानि पुपुल- 54 ) 


गजात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


152 


220 


व्यंस्टपरा जाटोड ) सब स्टेशन धालिया - | गजात 
जाप्पुषा जाानका पूजधानिधी 


डीली 


निर्माणाधीन 


11 


पीस्लिीपल पडवा) - पोटार सानि 


गुजरात 


720 


सोनी 


निर्माणाधीन 


1544 


चोरानिया - पोटार 


गुजरात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1FILE 


गावासाट - सालेजला जान 


गुजरात 


डोली 


220 


निर्माणाधीन 


111 


गुजरात 


E20 


डीली 


निपाधीन 


खेरान - धारेवाडा [ डीएफसीसी) जानि 
फैला करमलाइ - पतंज का पुलधानियों 


1347 


गुजरात 


220 


गन्या 


निर्माणाधीन 


11E 


20 


डीसी 


निर्माणाधीन 


गोटटी सब स्टेशन में कानोर - गावासाट जानिके | गुजरात 
एक सक्टि का पुजधाषिजयी 


1541 


220 


निर्माणाधीन 


मानतेज सब स्टेशन में 220 केवीपरापी - चतराज | गुजरात 
जानि का पुजपूजधी 


1311 


सोना - नाऊमैंग डीएफसीसी) जानि 


गुजरात 


220 


निर्मापाधीन 


- 


- 


1351 


पापी - चतराज 


गुजरात 


220 


जाना 


निर्माणाधीन 


1352 


गुजरात 


220 


निपाधीन 


पापी में गांधीनगरटीपीएस - चतराल लालिके 
पुक सक्टि का पूजधापिलधो ( पपुल-59) 


1353 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


सांतेज धनाज) में परापी चतराल का | गुजरात 
पुलवाणिजधी 


1151 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पनकानेर में हाला - सरतानपुर सानि के पुक | गुजरात 
सक्टि का पुलधापिलधो पाना 132 केवीटापों 
के प्रतिस्थापनदारा पुपाली टापट] [ एल- 4) 


1555 


| भाटिया - भोगट जानिए पपुल - 59 ) 


गुजरात 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1555 


भोगट -पोटी जीधोपी जानि [ पाल - 54 ) 


गुजरात 


220 


टीसी 


निर्माणाधीन 


1517 


टनकारा में मोरपी - हाला का पुलधानिधी 


गुजरात 


| 220 


डीसी 


। निर्माणाधीन 
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13 


धपटेली - पापा जानिपपज - 4 ] 


गुजरात 


220 


डीनी 


निर्माणाधीन 


1151 


| भाटिया - कालापाड जाति 


गुजरात 


20 


निर्माणाधीन 


15E 


सपाट - सारला जान 


गुजरात 


220 


निर्माणाधीन 


15151 


| कालापाड - कंगाली जानि 


गुजरात 


220 


निर्माणाधीन 


1562 


E20 


डीसी 


निर्माणाधीन 


टानकोटा में चोरानिया - गोंडल का पुलधापिलधी | गजात 
शापर में चोरानिया - गोंडल का एजधानियों गजरात 


11 


220 


लासी 


निपापाधीन 


टनकारा जाता - शरतानपुरका पुजवाणिजयी | गुजरात 


1864 


मीर 


220 


निर्माणाधीन 


1565 


बलोरर में जाप्पुषा - कारपसाड का पुजवाणिजयी | गुजरात 


220 


सोनी 


निर्मापाधीन 


1511 


220 


सी 


निर्माणाधीन 


सिंपका में जापनगर - जेतपुर सानि का | गुजरात 
पुजवाणिजयी 


. 


प 


1ST 


220 


निपापाधीन 


पटोदा में जेतपुर -टानकोट जान का | गुजरात 
पुजधापिलधी 


11 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पगासारा सब स्टेशन में सापडला - विलापार | गुजरात 
का पूजधानिधी 


17 


नवजवी में तापड - काजाका पुजवाणिजधी 


। गुजरात 


220 


निर्मापाधीन 


1ST 


220 


जयी 


निर्माणाधीन 


पहाजिया में उक्ट ( टीएच) - पहाजिया का | गुजरात 
पुजवाणिजषी 


. 


. 


1FHI 


220 


सनतेज सब स्टेशन में पदापी - छान लानि का | गुजरात 
पुजधानिधी 


डोली 


निर्माणाधीन 


172 


नानीबाबर - पटनाना - चित्तोड 


गुजरात 


220 


लाली 


निर्मापाधीन 


1573 


पालनपुर - धमारीगड़ ( डीएफलीली] जानि 


गुजरात 


F20 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1574 


पालीताना - तालाना 


गुजरात 


डीसी 


निर्माणाधीन 


750 


1375 


पिराना [ पीनी] - गटाट 


गुजरात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


15 


प्रांतिज - गियोल 


गुजरात 


220 


टीसी 


निर्माणाधीन 


1577 


| प्रांतिज - धनमा 


गुजरात 


15 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1371 


सापट - पापा जाति पपुल -59 ) 


गुजरात 


220 


निर्माणाधीन 


1STI 


सवा-वहाजिया 


गुजरात 


220 


टीसी 


निर्माणाधीन 


1A 


धालिया में जीपीसी - रुपाटाकाटमिनेशन 


गुजरात 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1511 


पापी - बिरामगांव 


गुजरात 


220 


बीसी 


निर्माणाधीन 


12 


परयाना - भनाऊ 


गुजरात 


220 


जीसी 


योजनापड़ 


145 


धपटेली - पगलाना जानि 


गजात 


220 


कीनी 


पजिनाप 


11 


नोटानिया - पिटापगांव 


गुजरात 


| 220 


डीसी 


डीसी 


योजनापड़ 
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115 


इाला - टालकोट - II 


गुजरात 


220 


योजनापड 


| डोली 
डोली 


15 


जवाड - चराडपा 


गुजरात 


220 


योजनापड़ 


1587 


जनदान - गोंडल 


गुजरात 


220 


डीसी 


योजनापड़ 


15 


| केशोड - केशोड 


गुजरात 


220 


डीसी 


योजनापड़ 


1 


| केशोट - तिप्पडी 


गुजरात 


डीसी 


योजनापड़ 


1511 


केशोड - पीसाचार 


गुजरात 


220 


टीसी 


यजिनापह 


11 


220 


डीसी 


योजनापस 


बम्मालिया - || में मटिया - कालाघाट – | गुजरात 
कंगानियाली का पूजधानिधी 


12 


पापा - गोंडाल - II शानि 


गुजरात 


220 


योजनापड 


15. 5 


फेला - पोटार 


गजात 


220 


डीसी 


योजनापड 


15 . 4 


220 


पुपासी 


निर्माणाधीन 


कालाबाट सब स्टेशन में पारा -पेपडा सानि के गुजरात 
रोनों सम्टिों का पुलवालियों 


15 


प्रपाली 


निर्माणाधीन 


परम में कासोर - परतेजपोरकटपसार - परतेज | गुजरात 
का पुजवापिलधी 


11 


220 


निर्माणाधीन 


पोर में पोपहा मंगोल लाान के दोनों साक्टों का | गुजरात 
पुजवापिलधी 


17 


220 


एमाली 


निर्माणाधीन 


220 केवी पेसांना में 220 केवी जीपानी - पोरा | गुजरात 
- किम सानिका पूजधापिलषी 


11 


220 


प्रमाला 


निर्माणाधीन 


220 केवी पीसाप में 220 केवी पापी - तारापुर | गुजरात 
सानिका पुजवानिधी 


1SAL 


E20 


पुसली + डीसी | निर्माणाधीन 


पंजोडा ( संडटी) में सांबरी - जांगरल का | गुजरात 
पुजवापिलधी 


पटनावर सवस्टेशन 


मध्य प्रदेश 


40 1220 


टीधारएफ 


1401 


नागर सब स्टेशन 


पध्य प्रदेश 


430 1220 


टीधारपफ 


11 


। परनोट सब सटेशन 


मध्य प्रदेश 


4301220 


टीधारफ 


1413 


उन्नन सप स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


40 1220 


टीधारएफ 


114 


| पीना सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


40 1220 


1405 


| रेलगांव 


मध्यप्रदेश 


40 / 220 


टीधारफ 


1416 


भोपाल 


मध्यप्रदेश 


400 1220 


टीधारएफ 


1447वालापट | किरनापुर सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


40 1 132 


टीधारपफ 


11 


सपासा गजरोडी) सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


22033 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


रापनगर पलटीवा पूलिंगलव स्टेशन 


पश्य प्रदेश 


22083 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1410 


पलीताशीचा पूलिंग सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


22033 


रएफ 


निर्मापाधीन 
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1411 


पडवार रीवा पूलिंग सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


22088 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1412 


पारपपुर 


मध्य प्रदेश 


E2008 


टीपारएफ 


निपापाधीन 


1415 


पटना [ न्य अप स्टेशन 


पश्य प्रदेश 


220/ 132 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1414 


पांगलिया सवस्टेशन 


मध्य प्रदेश 


220/ 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1415 


पांदना सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


220/ 132 


टीधारपफ 


निर्मापाधीन 


1416 


पदोल उन्नयन 


मध्य प्रदेश 


220/ 132 


टीपारपुफ 


निर्माणाधीन 


1417 


मध्य प्रदेश 


E2012 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


पेनल [ तिरिक्त 
सपासटा सव स्टेशन 


1413 


मध्य प्रदेश 


220/ 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


144 


सैलाना जीग्लिी ) 


मध्य प्रदेश 


220/ 152 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


1424 


कनवानाजीलिी -1 ) 


पध्य प्रदेश 


220/ 152 


टीधारपफ 


निर्मापाधीन 


11 


जाधोरा उन्नयन नीस्लिी -1] 


मध्य प्रदेश 


220/ 132 


टीधारएफ 


निपाधीन 


12 


F2013 


टीधारएफ 


| निर्माणाधीन 


1x150 एमवीए के साप देपालपुर 132 केवी सब | मध्य प्रदेश 
स्टेशन का 220 केवी तक उन्नयन 


125 


220/ 132 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1x150 एमवीए के साप सापडा 132 केवी सप | मध्य प्रदेश 
स्टेशन का 220 केवी तक उन्नयन 


1424 


कशी सब स्टेशन 


मध्यप्रदेश 


220/ 13 


रएफ 


|निपाधीन 


1425 


धपानीली-1 


मध्य प्रदेश 


2201132 


टीधारपफ 


। निपिाधीन 


1G 


गुडगांवानी त्रिी 


मध्य प्रदेश 


220/ 132 


| टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1427 


डीसी 


पालापट 400 केवी सब स्टेशन डीसीडीपल के लिए | मध्य प्रदेश 
भिलाई - सिंपनी लानका का पुलधानिधी 


14EE 


10 


पडनापट 400 केवी सब स्टेशन डीसीडीएस में | मध्य प्रदेश 
नागा - रायगड जान के रोनों सम्टिों का 
पुजवाणिजधी 


| और पीनी) - उन्नैन 400 केवी डीसी 


मध्य प्रदेश 


| 40 


40 


डीसी 
डीसी 


14 


40 


जीसी 


लगांव 400 केवी सब स्टेशन में बंडपा - टायगा | मध्य प्रदेश 
जानि के एक सक्टिका पुनधानिधी 


11 


4010 


डीसी 


सागर सब स्टेशन में सतना पीनी) - पीना पीनी ] | मध्य प्रदेश 
400 केवी लाल के एक सम्टि का पुजवाणिजधी 


रएफ 


पालवा [ टीपीएल-II) - पीतमपुर 400 केवी लप | मध्य प्रदेश 
स्टेशन 


पीतमपुर - पटनगर 40केवी सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


பப் 


टीधारएफ 


1454 


नागदा - उन्नन सवस्टेशन 


मध्य प्रदेश 


10 


टीधारएफ 


1455 


नागदा - मंदसौर सवस्टेशन 


पश्य प्रदेश 


टीधारएफ 


200 
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धाष्टा - उन्नन 410 केवी सब स्टेशन 


मध्य प्रदेश 


Jil 


टीधारफ 


147 


720 


डीसी 


निपिाधान 


400 केवी पतल सब स्टेशन - 220 केवीपेनल सप | मध्य प्रदेश 
स्टेशन 


11 


220 


सामा 


निर्माणाधीन 


पोइ सब स्टेशन में पोइ - सागर सानि के सटे | मध्य प्रदेश 
प्रक्टि का पुलधानिधी 


L 


पश्य प्रदेश 


220 


निर्माणाधीन 


कोटाट पापसागर - सतना लाइन के सटेस्टि 
का पुजधानिधी 


11 


220 


जीन्स 


निर्माणाधीन 


सतना ( पीजीसीधापिल) में सतना | मध्य प्रदेश 
( एमपीपीटीसीएल) - छाटपुट लाइन के एक सक्टि 
का पुजवाणिजधी 


LI 


220 


जीसी 


निर्माणाधीन 


पांगलिया सब स्टेशन में होट - होर - || | मध्य प्रदेश 
जैतपुरा लाईन का एनधानिधी 


14 


520 


जीसी 


निर्मापाधीन 


सीटयूषारटीएल [ षडानी ] सब स्टेशन में मध्यप्रदेश 
पालनपुर - मेगांव सानि के एक प्रक्टि का 
पुजवापिलधी 


1LS 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पवालियर ( पीजी) - सवालियर मध्य प्रदेशा] - 2nd | मध्य प्रदेश 
सम्यूिटिंग 


1444 


220 


निपाधीन 


मुना षडानी] - पटना । पश्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश 
पाटोल सब स्टेशन में पिंटलिंगपुर - धपरकंटक | मध्य प्रदेश 
जानिके दूसरे सक्टि का पुलधानिधी 


220 


निर्माणाधीन 


1ELLE 


220 


डीसी 


निपाधीन 


टाटली पीनी] जानि में स्टारसी | मध्य प्रदेश) - | मध्य प्रदेश 
होशंगापार [ पीनी] के दूसरे सम्टि का 
पुजवानिधी 


1447 


220 


निर्माणाधीन 


सपासाटा सब स्टेशन में पड़ोर - कोटा - पोरक के मध्य प्रदेश 
दोनों शक्टिों का पुजवाणिजधी 


14 


पड़वार पीएल - पीजीसीधापिल सब स्टेशन 


| मध्य प्रदेश 


220 


निर्माणाधीन 


220 


जान्या 


निर्माणाधीन 


डालोरा सब स्टेशन में नागा - नीपन जानिके | मध्य प्रदेश 
दूसरे शक्टिका पूजधापिलधी 


11 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


पटना [ 400 केवी सब स्टेशन लीडपम्पूधाटील | मध्य प्रदेश 
घडानी सप - साधलगाडीसीडीण्य जानि 


1111 


पटनापर - कनवान जानि जीस्लिी -1] 


मध्य प्रदेश 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


142 


मनपान - भार जानि जीसी-1 ) 


मध्य प्रदेश 


220 


जीसी 


निर्माणाधीन 


1153 


720 


जागी 


निर्मापाधीन 


जाधोरा जीग्लिी -1] में रतलाम - दालोदालानिका | मध्य प्रदेश 
पुजधानिधी 


1114 


जुलवानिया - सेंधवा जीनी-1 ) 


मध्य प्रदेश 


220 


डीसी 


निपाधीन 


1155 


| पेल - गुडगांव नीली-1) 


मध्य प्रदेश 


220 


स 


निर्माणाधीन 


111 


| नीमन-रतनगढ़ लाईन नीली-1] 


मध्य प्रदेश 


मध्य प्रदेश 


200 


220 


। 


डीसी 


निर्मापाधीन 
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1447 


220 


जीसी 


निर्माणाधीन 


पंदसोर सब स्टेशन ( जीसी-1] में नागदा -नीमच | मध्य प्रदेश 
जाप्लके दोनों शक्टिों का पुलधापिलधी 


141 


जुलवानिया कशी 


मध्य प्रदेश 


डीसी 


निपाधीन 


ना 


11 


220 


होनी 


|निर्माणाधीन 


पटनगर 400 केवी सब स्टेशन पटनगर- टतलाप | मध्य प्रदेश 
के दोनों पक्टिों का पुलवालियो 


11 


220 


दोलित 


| निर्माणाधीन 


220 केवी चापड़ा सब स्टेशन में पाष्टा - देवान | मध्य प्रदेश 
जानके पुकसम्टिका पुजवालियों 


111 


पीतमपुर - पालपुर 


मध्य प्रदेश 


220 


निर्माणाधीन 


142 


शुजालपुर - नरसिंहपुर नानि 


मध्य प्रदेश 


220 


निर्मापाधीन 


143 


220 


परसोर( सीताप - पाटन शक्ति पूल( जीग्लिी -1] | मध्य प्रदेश 


जयी 


डोनी 


योजनापड़ 


144 


जाना - रतलाम विनिंग नीली ] 


पश्य प्रदेश 


220 


डीसी 


220 


योजनापड़ 


1415 


सतना - तरपुर दिनीय अस्ट्रि ) 


मध्य प्रदेश 


220 


पलानी 


निर्माणाधीन 


11 


400/ 220 


टीधारण 


2xFilm पुपपीप, 410220 केवी वर्दा सब पहाराष्ट्र 
स्टेशन की पापना 


14T 


4220 


टीधारएफ 


2xFilin एमपीए , li220 केवी नानिक सप पड़ाराष्ट्र 
स्टेशन की स्थापना 


1EL 


410220 


टीधारफ 


2xFill पुपवीए, li220 केवी पानसेन सप | महाराष्ट्र 
स्टेशन की पापना 


11 


410220 


टीधारपफ 


2xFill एमपीए, 430220 केवी हिंनेवाडी सच | पहाराष्ट्र 
स्टेशन की पापना 


117 


410220 


टीधारफ 


चाम्न सब स्टेशन में 400/220 केवी31 पुपपीए | पहाराष्ट्र 
धानिीटी की स्थापना 


11171 


40220 


| टीधारएफ 


जेनरी सब स्टेशन में 400220 केवी X117 | महाराष्ट्र 
पुपपीएषालीटी की नापना 


112 


400/ 220 


टीधारपफ 


HX117 एमपीए , 400220 केवी प्मुनी सप | महाराष्ट्र 
स्टेशन की स्थापना 


1173 


40220 


टीधारएफ 


2xFilil पुपपीप, 10220 केवी पड पे- [ स्सा | पहाराष्ट्र 
सब स्टेशन की पापना 


1474 


40/ 220 


टीधारप्फ 


कालपा सब स्टेशन में 41220 केवी X17 | पहाराष्ट्र 
एमपीए पालीटी की पापना 


1475 


पसल सब स्टेशन अतिरिक्त 


महाराष्ट्र 


22033 


टीधारपफ 


।| निर्माणाधीन 


1476 


भोकरचन [ हितीय टीधारपुष 


महाराष्ट्र 


22038 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


17 


वारपर सब स्टेशन 


महाराष्ट्र 


22088 


रएफ 


निपाणाधीन 


1478 


पाल सवस्टेशन घितिरिक्त -2] 


महाराष्ट्र 


22083 


टीधारफ 


निपाधीन 


1471 


पीडबडीकटप 


महाराष्ट्र 


22083 


टीधारएफ 


| निर्माणाधीन 
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पाजून बारीकरप)[ 10 -51 


महाराष्ट्र 


22083 


टीपारएफ 


। निर्माणाधीन 


1431 


बनानगांव सबस्टेशन 


महाराष्ट्र 


22083 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1412 


| पेंश्वगिरि पपन 


महाराष्ट्र 


22033 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


कनर सब स्टेशन 


महाराष्ट्र 


22033 


टीधारपफ 


| निर्माणाधीन 


| परभानी अतिरिक्त 


महाराष्ट्र 


22038 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


15 


पर्धा - Iटीएफ 


महाराष्ट्र 


22038 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


11 


नेर पटफाली )टीएफ सब स्टेशन 


महाराष्ट्र 


22083 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


1447 


फाप स्टार पुपवाडीसीटीएफ 


महाराष्ट्र 


22033 


टीधारएफ 


|निर्माणाधीन 


पुलवालिीधोएप चंपुरतिरिक्त टीएफ 


| महाराष्ट्र 


22083 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


नापाटीटीएफ 


महाराष्ट्र 


22033 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


विले भाग सब स्टेशन पालिीटी-II ) 


महाराष्ट्र 


22022 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


1401 


एपोलीनॉलेज पार्कसप स्टेशन 


महाराष्ट्र 


22022 


टीपारएफ 


निर्माणाधीन 


14. 2 


हिंनेवाडी टीधारएफ प्रतिस्पापन [ 100-50] 


महाराष्ट्र 


22022 


टीधारएफ 


. निर्माणाधीन 


| पेपर तप स्टेशन अतिरिक्त 


महाराष्ट्र 


220/ 22 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1404 


नेपपर प्रतिस्पापनटीएफ 


महाराष्ट्र 


220/22 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1405 


हिंजेवाडी - 1 


महाराष्ट्र 


220/ 22 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


141 


| पालीटीएफ 


महाराष्ट्र 


22022 


टीधारप्फ 


योजनापत 


1417 


उप्पलवाडी सवस्टेशन 


महाराष्ट्र 


E20/ 1SERS 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


| मनकापुर सब स्टेशन 


महाराष्ट्र 


220/ 1SERS 


टीधारएफ 


योजनापड़ 


चिंचपाड- [ अतिरिक्त -वालिीटी) अप स्टेशन 


। महाराष्ट्र 


E2012 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


11 


पल सब स्टेशन 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारपफ 


निपाधीन 


1101 


पाजेगांव सब स्टेशन 


महाराष्ट्र 


220/12 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


112 


यवनपाल [ तिरिक्त धालीटी] 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1105 


मिटान बालीकटम) [ 200 - 100 ] 


महाराष्ट्र 


E20/ 132 


टीवाटपुफ 


निर्माणाधीन 


1104 


भगांव घितिरिक्त 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1515 


जालना पुमधाष्टिीनी नागेवाडी) 


महाराष्ट्र 


22012 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1515 


षमानगर येडगांव अतिरिक्त 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


रएफ 


निर्माणाधीन 


117 


जालकोट 


महाराष्ट्र 


220/12 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1101 


|| जालकोट पालिीटी -| | 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


रएफ 


निर्माणाधीन 
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111 


विटोरावालिटी 


महाराष्ट्र 


220 / 132 


टीधारएफ 


निर्माणाधीन 


1510 


शहादापातरिक्त पानीटी 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारएफ 


निपापाधीन 


11511 


पिम्पलगांव सबस्टेशन 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


1112 


पलकापुर - धाग्रिीटी सब स्टेशन 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1511 


चिटगांव ( प्रतिरूपापन पालीटी ) 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1514 


| जामनेर ( क्टनीपमोटा पानीटी 


महाराष्ट्र 


220/ 132 


टीपारपुफ 


निर्माणाधीन 


1515 


चालीसगांव तिरिक्त वालिटी 


महाराष्ट्र 


E2012 


टीधारपफ 


निर्माणाधीन 


1511 


नारंगवाडीवालिटी 


पहाराष्ट्र 


220/ 132 


टीधारपुफ 


निर्माणाधीन 


1F17 


| कटान्नाधानिटी 


महाराष्ट्र 


220/ 152 


टीपारएफ 


योजनापड़ 


1111 


न्यू पारडी लव स्टेशन 


महाराष्ट्र 


F2012 


टीधारपफ 


| योजनापड़ 


15 


डीसी 


बरहा सब स्टेशन में 400 केवी पानी ( पीनी] - | महाराष्ट्र 
पुणे । पीनी) का एजधापिलधी 


12 


400 


धौरंगापार [ पाष्टीटांडा में 400 केवी भुसावल - | पहाराष्ट्र 
धौरंगापार सस्टि - I का पुलवापिलधी 


121 


असी 


चंद्रपट - || में 400 केवी महापती- चंहपुर के महाराष्ट्र 
रानों सम्टिोंका पुजधापिलषी 


12 


पास 


पटोटा में 400 केवी चंद्रपुर । -पासी सानि पर | पहाराष्ट्र 
पुजवाणिजयी 


1523 


निन्नारधापिीपी] - नानिक डीसी जानि 


पहाराष्ट्र 


LITUT 


பப்ப் 


1524 


10 


डीसी 


400 केवी पलसेन पूजिंग सब स्टेशन में 400 केवी | महाराष्ट्र 
श्रले - सरदार सरोवर डीसी लानि के दोनों लम्टिों 
का पुजवाणिजधी 


12 


डीमा 


400 केवी जेजूटी में 400 केवी कोयाना - | महाराष्ट्र 
जोनीकांड डीसी सानि के पुक सम्टि का 
पुजवापिलधी 


115 


10 


डीसी 


400 केवी हिंजेवाडी सब स्टेशन में 400 केवी | महाराष्ट्र 
जोनीकांड - जेनी डीसी जाति के एकनक्टि का 
पुलवानिधी 


1527 


10 


सोनी 


डीमा 


सोनीकांड – || में 400 केवी पासीं पीनी] - पुपे | पहाराष्ट्र 
[ पीजी ) डीसी जाति के दोनों सम्टिों का 
पुजवानिधी 


12 


410 


डीसी 


जेनी सब स्टेशन में 400 केवी करत - सोनीकांड | पहाराष्ट्र 
सानिका पुजधानिधी 


1524 


सोलापुर पीजी - जप्पोटी 400 केवी जानि 


पहाराष्ट्र 


डीसी 


10 


डीसी 


400 केवी तेम्भूनी सब स्टेशन में till केवी | पहाराष्ट्र 
सोलापूर [ पीनी] - कटाड पुलस्त्री जाति का 
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| पुजवाणिजयी 


11 


410 


जयी 


पडवे – || [ स्या में 400 केवी तारापुर - पडवे | पहाराष्ट्र 
डीसी के दोनों शक्टिोंका पुजधापिलषी 


152 


पभाले घर - कवडीसी मंडलानि 


महाराष्ट्र 


Jil 


जीसी 


11SS 


220 


तापीटांडा सब स्टेशन में पलूज - जालना के रोनों पहाराष्ट्र 
अफ्टिों का पुनवाणिजयी 


2 . डीसी 


। निंपिाधीन 


14 


पटोटा - पर्धा -II [ भूगांव) 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निपिाधीन 


15 


चंपुर एपधादिीली - पालाशाइसिस्टि - II] | महाराष्ट्र 


220 


पायी 


निर्माणाधीन 


1511 


पालापुर - मालेगांव जानि सम्टि 


महाराष्ट्र 


पा 


डीसी 


निर्माणाधीन 


137 


फास्टन - पालनपनगर 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1547 


| शिरपुर पावर प्लांट - घमानेर सानि 


पहाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


15 


पाजेगांव - जवान 


महाराष्ट्र 


220 


जीसी 


निर्माणाधीन 


11 


धकोला - धनानगांव जानि 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1541 


50 


डीसी 


निर्माणाधीन 


यूटीपयज सी - उत्पादन प्लांट लाइन में | महाराष्ट्र 
पभालेघर - घलेफाटा पर पुलवाणिजधी 


152 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


सीपलपलके भवानीनगर जानि पनिदा फस्टन - | महाराष्ट्र 
वालचंदनगर पट जवाणिजधी 


15S 


धौरंगापार -II - जालना पुपधाष्ट्रिीसी नेगेवाडी) | पहाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


114 


220 


डीसी 


। निर्माणाधीन 


परकुले - पासवाडी सौर परियोजना ( मनस | महाराष्ट्र 
गिटीटान सोलर) के लिए पीटा - पंधारपर जान 
का पुजवापिलधी 


11111 


चंद्रपूर -|| - चंद्रपुर पुपवाटिीसी डाली ) 


महाराष्ट्र 


E20 


डीसी 


निर्माणाधीन 


117 


220 


डीसी 


निपापाधीन 


Kumbhargaon [ Nanded ] - Krishnsor जानि | पहाराष्ट्र 
सस्टि .. । 


1517 


F20 


जागी 


निर्माणाधीन 


विटोडा में 220 केवी रीपनगर - धमलनेटका | पहाराष्ट्र 
पुलधापिलधों 
पटनर - नागेवाडी जानि 

महाराष्ट्र 


17 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


115 


पालापूर - पालेगांव जाति प्रक्टि-II ) 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निर्मापाधीन 


1111 


नांदेड ( कप्पारगांव) - नलकोट जानि 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


111 


नांदेडमारगांव ] - नांदेड पषाला) सक्टिा 


| महाराष्ट्र 


220 


निपिाधीन 


+ 


+ 


152 


220 


शा 


निर्माणाधीन 


यापेरटोडा-|| - यापेरटोडा - [ एक सक्टि के पुन : | महाराष्ट्र 
पभिटीकटप का कार्य) 


1153 


220 


निपाधीन 


भलपानी सब स्टेशन में पंधारपुर - पालीनगरका | महाराष्ट्र 
पुजवापिलधी 


1111 


पुम्लाहारे पिम्पलगांव 


महाराष्ट्र 


| P20 


220 


होली 


।निर्माणाधीन 
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16FF 


कुप्पी सब स्टेशन - पाले 


महाराष्ट्र 


220 


निर्माणाधीन 


1556 


स्वस में पड - पाडा पर पूजधापूजी 


महाराष्ट्र 


20 


निर्माणाधीन 


1EFT 


कसपट - पर 


महाराष्ट्र 


220 


निर्माणाधीन 


1551 


220 


|निर्माणाधीन 


पोलर || में तारपुर - पोरीवली साप्त का | महाराष्ट्र 
पुजधानिधी 


155 


E20 


निर्माणाधीन 


पानी पीनी) में पानी - झारंगल जानि के रानों | पहाराष्ट्र 
सक्टिों का पुलवानिधी 


नागोपाने - पदयाल 


119 


महाराष्ट्र 


डीसी 


220 


निर्माणाधीन 


111 


पर्धा[ पीनीनीधाईएल) - पटोड़ी 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी 


निर्माणाधीन 


1112 


जेपटाई - पापी टांडा नपरटेंशन 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी 


योजनापड़ 


113 


कोराडी || - पूटीचोरी 


महाराष्ट्र 


220 


पर निर्माणाधीन 


पुपानी 
डीसी 


11 


220 


इस में पोसर ( एम) - पोटीवली के दोनों शक्टिों | पहाराष्ट्र 
का पूजधानिधी 


पुपासी 

___ पर | निर्माणाधीन 
डीसी 


1FIE 


कालवा - पोरीपती 


महाराष्ट्र 


220 


पुपाली 


निर्माणाधीन 


19T 


220 


पुमासी 


निर्माणाधीन 


पोरा में भूगांव - पोरा - साप्न का | पहाराष्ट्र 
पुलवानिधी 


111 


कोपरगांवटेप - वाभाले घर 


महाराष्ट्र 


220 


पुपासी 


निर्माणाधीन 


1191 


220 


एमाली 


| निर्माणाधीन 


400 केवी स्वस सब स्टेशन में पुपाली टापटों पर | महाराष्ट्र 
220 केवी कोलट - वाडा सान धीर पडये - 
पाडालानिके एक सक्टि का पुलपापिलधी 


11 


220 


पलकापुर सब स्टेशन में पारस - पालापुर के एक महाराष्ट्र 
सटिका पुजवाणिजधी 


| निर्माणाधीन 


1TI 


उप्पलवाडी - मनकापुर 


महाराष्ट्र 


220 


पुपानी 


निर्माणाधीन 


11 


उम्पलवाडी - त्यू परडी 


महाराष्ट्र 


220 


पुपासी 


निर्माणाधीन 


11T2 


220 


प्रमाणी 


एमांनी 


निर्माणाधीन 


400 केवी सदय सब स्टेशन में एमांनी टापों पर | पहाराष्ट्र 
220 केवी तारपुर - पोरीवली पोर पोलर - 
पोरबंदर जाति के पुक सष्टि का 20 केवी 
पुपाली पूजधानिधी 


ITS 


220 


। निर्माणाधीन 


पोखर में पोलर - पाटीपी के रोनों सक्टिों का पाराष्ट्र 
पुजवाणिजधी 


TITL 


720 


प्रसासी 


निर्माणाधीन 


पासी ( पीजी) में पासीं - उसमानापार जान का | पहाराष्ट्र 
पुजधानिधी 


111 


पाइनेरा - नेर जोनी । रेनकापुर) 


महाराष्ट्र 


220 


पसासी 


+ | निर्माणाधीन 


डीसी 


ITE 


220 


डीसी 


पर | निर्माणाधीन 


लोनी चोकट सब स्टेशन ( सम्टि -II) में भागांप - पहाराष्ट्र 
पसरनगर सम्टि-II] का पुनवाणिजधों 


परासी 


206 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


117 


पोनर पीनी] - पाला 


महाराष्ट्र 


220 


पर निर्माणाधीन 


डीसी 
पुलामी 


1ITE 


बंडलगांव - सनरी एलसीडीसी जानि 


महाराष्ट्र 


220 


डीसी पर | निपाधीन 


प्रयासी 


1 . 1 
६ .1.1 


B . 12 


2 


8 . 13 


8 .14 


नाम 

पर्ष 2027 चापिस पासपोचना 
पनि 
के . वि . प्रा . दारा सी टी तपा पोसको के साप मिलकर धगत 2014 में 20 वर्षी [ 2014-2087 ] के लिए एक भाषी पाटेपयोजना तैयार की गई । इस 
योजना का उद्देश्य भारतीय मिड में धगले 20 वर्षों में पासप तपासी की धापायानाकी सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करनापा | हालांकि न भावी योजनाने 
अगले 20 वर्षों में पारेषपकी धापायकता के लिए सामान्य रूपरेखा तैयार कर फिर भी पधापायकता पड़ी कि वर्ष 2021- 22 की तत्काल समय स्त्रीपाके 
लिए विस्तृतविपप किया जाए । 
पारंपरिक रूप से,पासपप्तपाती के विकास की धापायता पीडी के संयोजनों , मांग में वृद्धि तपा पेहतर विग्नसनीयता के लिए सामान्य तंत्र सशक्तिकरप 
से उत्पन्न होती है ।विकास के ये लक्ष्य एक निश्चित कार्यान्वयन- योग्य पारेपपयोजना के धाधारपर प्लानकिए जाते हैं. वि . ना . दारा वर्ष 2021- 22 के लिए 
उन्नत राष्ट्रीय पाटेप योजना तैयार की गई तपा से 1 जनवरी 2016 को पन सं . 200/ 15/2016 - पी एन पीए-1 के माध्यम सेवित मंत्रालयको 
प्रस्तुत किया गया | राष्ट्रीय विश्वत योजना निनमें पंचवर्षीयविस्तृत योजना2017 - 22 की अवधि के लिए उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम तपा पारेपप विस्तार योजना 
समाहित होंगे, तैयार कर ली गई । 
2021-22 के पार न पीड़ी के संयोजनों के बारे में सकारात्मक जानकारी के अभाव में लोड की मांग में प्रत्याशित वृद्धि भाषी पाटेप योजना के लिए एक 
प्रभावकारी कारकालाविंग फैक्टरी के रूप में काम कर सकती ईतरनुसार, 2022 - 27षधि के लिए भाषी पाटेप योजना तैयार कर ली गहिनी 
अधिकतम लोड पांगके प्रक्षेपप तपा परिणामतः उत्पादन वृद्धिधापायजाधों पर धाधारित 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में धगजे पर्षा की भाषी योजना विस्ततधंतर- क्षेत्रीय पारेपप कोरिडोर की संभाषित डिपर जानकारी उपलब्ध करवा सकती है । 
संचापिस पापीबोचना 
रिपोर्ट में [ 2022-2027 ) की योजना अवधि के दौरान विस्तृत पारेपकोरिडोर क्षमताधावायलाशामिलई | न पाँ [ 2022 - 27 ) में पापित हो खस्ने 
पाले उत्पादन प्लांट बात नहीं है । संपूर्ण भारत की अधिकतम मांग 16 1 गीगावाटके वर्तमान स्तर से 2021- 22 तक 225 गीगावाट तपा2026 - 27 तक 29 
गीगावाट तक पाने की बाधाई । 
टान्पवाट लोड पडितपालोड की मांग को पूरा करने के लिए कोयला, गैन, न्यूक्लियर , जलपारि विभिन्न धिन प्तकारों के टान्पवाट उत्पादन क्षमता वृद्धि भी 
पारेपप कोरिडोर क्षमताकीधावायकताका मूल्यांकन करने के लिए पापायकई| 
पांबकापम्पन : 
उत्पादन क्षमता पड़ी तपासपोगी पारेषपसंरचनासकांचा,जिसकी पापायकतामारी वर्षयवरुपा के विभिन्न क्षेत्रों की भविष्य की विस्त पापायकताको 
पूरा करने के लिए है, के नियोजन के लिए मांग का धाम्लन एफनिवार्य पूपिलाई| प्रपाली में नियोनितकी जानेवाली पिल्लत परियोजनाओं के प्रकार तपा 
अवस्पिनिषधिस्नया परिपाप , भौगोलिक वितरप के साप - यापरिन , पौसमों नपा पापिकवाधारपर पांग में मिलता पर निर्भर | सलिए भविपके लिए 
उत्पादन पूर्व पारेपक्षमता में वृद्धि के लिए विजननीय नियोजन अधिकांशतः भविष्य की मांग के सही मूल्यांकन पर निर्भर है । 
19वीं लेक्ट्रिनिटी पावट न रिपोर्ट देश में विश्वन क्षेत्र में पड़ी कंपनियों में प्लान सूचनाघों व उनके साप विचार विपकवाधार पर तैयार की गा ) में विद्युत 
की मांग धधिकतम प्लेक्ट्रिक जोड तपा विश्वत क षापायाफ्नादोनों रूपों में गि । 19वीं प्लेक्ट्रिनिटी पावर सर्व पीएम रिपोर्ट के अनुसार2026 
27 की अधिकतमवित मांग सप्तकार : 
राना 

2426 - 27 


62. 1 


8 .1 


97132 


94625 


362 


उाटी क्षेत्र 
पशिपीक्षेत्र 
दक्षिणी क्षेत्र 
पूर्वी क्षेत्र 
उत्तर पूर्वी क्षेत्र 
पमित्रानबापीम 


35674 


6710 


2412 
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उपटोक्त के साप -यापला क्षेत्र में पड़ोसी देशों की निप्पलिखित धधिकतम निर्यात - योग्य पांग भी शामिल की गई 
ਕੀ 

2426 - 27 
बाकी 


1500 


पंगलादेश 
नेपाल 
पीलंका 


பர் 


50 


पाकिटतान 
बा 

चामासस 


2440 


1110 - 2 


FA 


उतारनपनाकापन : 


84. 1 


पर्ष 2025-27 के लिए इस रिपोर्ट के लिए एन डेय के लिए संकलित समाHिR2025- 27 के लिए पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन क्षमता वृद्धि तपा 
प्रकार- बार तपाक्षेत्रपार पडोसी देशों में संभाषित निर्यात योग्य क्षमतासहित) नीचेपागाई 


342 


पर्ष 2021 -27निए उतारन पगा: 


सपातिप2ि026 - 27 के लिए सावदेशों में पायात योग्य उत्पादन क्षमता सहित निजिटित उत्पारन क्षमता पानसीगाई : 


-1 


2 


- 


[ बचीवापाटन ) 


चन 


नाबि । नीलामी | 


उपरी 


F4763 


21971 


20 


71911 


153139 


| मिमी 


115492 


7987 


4540 


85359 


203810 


Gitif 


Fឬអ្វី 


12619 


| TRE 


44526 


118617 


44770 


733 


19338 


71739 


परली 


EFAS 


9186 


2511 


| 16909 


मारा 


2515 


5301 


16680 


274350 


519214 


नपात 


பப்பம் 


பப்பப் 


पीम 


पाम्मिान 


पटान 


14 - 62 


14162 


गा 


24. 62 


264683 


87763 


16680 


274350 


645696 
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- 


. 


2026 - 27 Installed Capacity 619 GW 


. 


Thermal 


Nucleic 


10 


5 . 


नोटप उतारन पाकीर्षसम्पीर : 
2021-22 तपा 2026 -27 में समान हो रही पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए लोड की मांग के अनुरूप उत्पादन क्षमता की सापेक्ष पहिनीचे गि 
हपापित क्षमता में उच्चतर वृद्धि चतरनपीकपीय क क्षमता वृद्धि की पूर्वधारपाके कारपानपीकरपीय ऊ क्षमताके न केवल पी एल एप लगभग 
20N) कम है पल्कि यह व्यस्ततम समय में उपलब्ध भी नहीं है। सौर ऊर्जा यस्ततम समय [ – ५ लाप ) में उपलब्ध नहीं है तपाइलाकेवल धौल-सितंबर 
पड़ीनों में ही उपलच होती की मांग तपावधिकतम लोड मांग को पूरा करने में नवीकरपीय ऊर्जाका योगदान कमाई । 


619 


180 


11 


demand 


Installed 


clemand 


Installed 
Calat 


2021 -22 


पारेषापाकापन : 


- 


-- 


6.1 


- 


- 


में 2021- 22 , 2026 - 27 की समय सीमा के लिए ऊपरपालित किया गयाई, उत्पादन प्रक्षेपप तपा विभिप्त परिहायों के अंतर्गत पांग तक्षेपप को प्रत्येक 
क्षेत्र तपाईकी प्रत्येक तिमाही के लिए पांग- उत्पादन , अधिशेष -पाटा विलेपप निकालने के लिए प्रयोग किया जा रहाई । 
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2 


2 


उत्पादन प्लेषण नपा उपाधता में मिलता समाति वर्ष 2026- 27 की प्रत्येक तिमाही के लिए निकाल लीगईईतपासरिपोर्ट के धागामी पैरा में इस पर चर्चा 
की जाएगी । 


is 


ननभीविषपों में, पाँच क्षेत्रों के लिए चारों में से प्रत्येक तिमाही में निम्नलिखित अधिकतम मांग भिलता पूर्व पवाटित की गई : 


fr - 1 


fr 


. 


fr4 


4 : 28 


100 
4268 


93 
9628 


91 .78 
10008 


प 


9898 


9398 


91.48 


9099 


10008 


93 .79 


95.78 


9458 


10008 


रणे 

से 
उसे 
बनारे 


9468 


9605 


10008 


9999 


10008 


பப் 


1il is 


10008 


10008 


10008 


10008 


10008 


பப் 


100 IS 


10008 


पीम 
पाभिमान 
पटात 


100 


% 


1ills 
100 % 
1000 


1000 
10008 


10008 


1000 


10008 


पांग प धापूर्ति रिपति के धाधारपर विभिन्न क्षेत्रों में विश्वन के पाप की पावायम्जा का पूरिजन किया गया है सार्क देशों सहित क्षेत्रों के बीच पारेषण 
कोरिडोर सूचित किए गए , जिनकी विभिल क्षेत्रों के मध्य विश्वत रूपानांतरपकी धावायकता पूरी करने के लिए जरूरत पडे | स प्रकार पुष्पांकित पारेप 
कोरिडोर की क्षमतावान प्रयोगडिविषप पर ही निर्भरधार लिए केवल सांकेतिक प्रकृति की है । 
पzिz6 -27निए पारेपारोरपगापपायमा 

पE 2026 -27 के लिए तिमाहीवार मांग - धापूर्तियधिशेषापाटा नीचेदर्शाया गया है : 
. .1 पहली तिमाही [ वार 2426 -27T11 : 


--- 


उतारनपपकारक 


ताप 


नल 


मोत 


नाभिकीय 
BIH 


नपी . 
208 


738 


50 X 


738 


60 % 


809 


209 


738 


50 X 


BIN 


204 


735 


50 % 


809 


208 


उत्तरी 
पशिपी 
रक्षिपी 
पूर्वी 
उत्तर पूर्वी 
पंगलादेश 
नेपाल 
पीलंका 
पाकितान 


TITTE 


738 


808 


FIN 
FIN 


IN 


TH 
| 73 % 
738 


201 
208 


50 X 


808 


Fils 


805 


209 


738 


FIS 


209 


भूटान 


738 


60 % 


BIH 


209 


नोट उतारनांजनपिपत्रीस्टेवा पाट ) 


| ताप 


जल 


नाभिकीय 


पांग 


नवी . ऊर्जा 
मोत 


धनिरोप 
पाटा 


9922 


12985 


SESH 


14562 


70626 


95438 


- 24507 


77633 


3994 


3712 


17074 


102412 


89041 


13872 


उतरी 
पशिमी 
दक्षिणी 
पूर्वी 


40872 


6409 


5251 


18925 


72458 


73519 


5087 


32637 


3669 


3967 


41272 


33427 
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1890 


522 


Tilli 


64. 5 


4593 
| 3111 


192954 


18504 


54870 


E92473 


302810 


-9832 


1500 


- 1500 


उत्तर पूर्वी 
कुल भारत 
पंगलादेश 
नेपाल 
पीलंका 
पाकिस्तान 


| 


5000 


5000 


400 


4500 


7241 


nan 


भूटान 
साईकल 
ल 


| | 
| 
| 192455 


| 7241 
| 12241 

45891 


| 
| 
| 13504 


| 
| 
| 54870 


| 7241 
| 12241 
| 305219 


| 2400 
| 3052 10 


9841 
| 


E.72 


रीशिपाही [ पार2426 -27 कीरि . 2 ] : 

उतारनपकारक 
ताप 

जल 


नाभिकीय 


नपी 


मौत 


उत्तरी 


GES 


BIH 


zi 


पशिपी 


GES 


GH 


80 % 


208 


दक्षिणी 


GH 


BIH 


20 % 


पूर्वी 


GEN 


208 


उत्तर पूर्वी 


GES 


2IN 


बंगलादेश 


GH 


BIH 


नेपाल 


588 


H 


809 


205 


पीलंका 


FH 


2IS 


पाक्रितान 


H 


80 X 


20 


भूटान 


GH 


208 


नोट उतारनांजन पिपषत्रीस्टेवापाट ) 
विभिल क्षेत्रों के लिएषधिोपापाटाकी गपनानी पिधनलारकी गई : 

नाभिकीय | नवी नोन | कुल 


ताप 


जज 


मांग 


धधिरोप 
पाटा 


7074 


15631 


553 


14552 


71874 


97162 


-258 


72095 


5192 


3712 


17074 


16073 


3808 


10255 


379F 


-- 


G256 


18925 
| SHET 

F22 


764FE 
341411 


30319 


71470 
| 32045 

5249 


- 4963 
4905 


4769 


176F 


F971 


54. 2 


1817 


उत्तरी 
पशिपी 
दक्षिणी 
पूर्वी 
उत्तर पूर्वी 
कुल भारत 
पंगलादेश 
नेपाल 
पीलंका 
पाकिस्तान 


179110 


41145 


13504 


54370 


S02029 


263710 
| 


| 1500 


- 13819 
-100 
6100 


நாம் 


நாம் 


H4 


500 


- 500 


भूटान 


9418 


9415 


1413 
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211 


211 


159133 


साईकल 
कुल 


179 190 


| 
| 13504. 


| 

F48T0 


TOS 


| 159133 
3 04528 


| 2400 
8 04429 


| 13518 

143 


179180 


67058 


F4670 


193 


E. 


वरीसिाहीवार 2026 -27 कीरि . :) : 


उतारनपकारक 


ताप 


जल 


नाभिकीय 


नवी 


मौत 


उतरी 


77 + 


FON 


808 


15 % 


पशिपी 


778 


808 


158 


दक्षिणी 


774 


Buy 


158 


पूर्वी 


לזז 


FIN 


808 


1FH 


उत्तर पूर्वी 


774 


50 % 


HIS 


158 


बंगलादेश 


17 % 


50 X 


30 X 


159 


नेपाल 


ל 
17 


50 X 


30 X 


158 


पीलंका 


? 
זז 


FON 


आ 


168 


पाक्रितान 


774 


HIN 


BON 


18 


भूटान 


+ 
זז 


F0H 


808 


158 


नोट उतारनांजनपिपत्रीबा 
पाट ) 
विभिन्न क्षेत्रों के लिए धधिोपापाटाकी गपनानीधिनसार की गई 
नाभिकीय नपीना 

पांग 
मोत 


ताप 


जन 


कमा 


अधिष 


पाटा 


उतरी 


41898 


12985 


3535 


10737 


59201 


40865 


21164 


पत्रिी 


31466 


3994 


712 


12805 


101577 


91222 


10756 


एजिपी 


42890 


5409 


FEEG 


14194 


GSTFl 


76040 


-1290 


34249 


3669 


2976 


40892 


| 33748 


7145 


उार पूर्वी 


1964 


1593 


2 


កមម 


5710 


269 


न भारत 


202452 


31651 


13504 


411F8 


263789 


296564 


- 9755 


पंगलादेश 


1500 


-100 


नेपाल 


5000 


F00 


40 


fill 


पीलंका 


पाकिसतान 


F00 


நாம் 


भूटान 


7241 


72411 


7241 
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|साल 


12241 


| 12241 


12241 


| 2400 


2400 


/ 9841 


9841 


। 


न 


| कुल 


202482 


202452 


45691 


18504 


41152 


SI1080 


10964 


ETA चीपी सिाहीवार 2026 -27कीरि. 4) : 


उतारन सपकारक 


ताप 


जन 


नाभिकीय 


नवी 


मोत 


उत्तरी 


648 


418 


BIH 


16 


पशिमी 


648 


409 


808 


169 


दक्षिपी 


649 


48 


808 


1FH 


पूर्वी 


648 


41s 


80 


155 


| उत्तर पूर्वी 


648 


48 


80 


16 


पंगलादेश 


42 


RISH 


नेपाल 


8438 


4is 


E0 


15 


पीलंका 


848 


48 


BUS 


1FH 


पारितान 


648 


408 


808 


158 


भूटान 


848 


41 


IN 


15 


नोट उतारनपंखनपिपत्री वा पाटन) 
विभिल क्षेत्रों के लिएधधिपाटाकीगपनानीषिधनलाट की गई : 
नाभिकीय नवी मोत | कुल 

पांग 


ताप 


जल 


धभिशेष 


वाटा 


45001 


10588 


| 356 


| 10781 


| 70712 


| 


69116 


- 16404 


पशिपी 


39453 


3145 


| 3712 


3712 


12806 


109166 


14625 


14341 


एक्षिपी 


47045 


5127 


F255 


14194 


72573 


E352 


- 10479 


37606 


2935 


2976 


43515 


35174 


7642 


उत्तर पूर्वी 


2178 


3676 


392 


G244 


FTOS 


469 


उन माटत 


2 


2 


25320 


13504 


41153 


S02311 


309970 


- 7660 
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पंगलादेश 


150 


- 1500 


नेपाल 


400 


3600 


पीलंका 


पाकिस्तान 


Fill 


-நாம் 


भूटान 


5TH 


F793 


5793 


साई कुन 


9792 


97928 


2100 


73928 


उन 


2 


2 


35118 


18504 


41152 


312103 


312370 


| 261 


B .TF 


नरनुसार, 2026- 27 के लिए पारेसपक्षमताधावायकना नीचे दिएषनुसार मूल्यांकित की जा सकती है : 


Power toonario of India at the and of 14th Plan 

( noluding 3AARC Exohange) 


Pakistan 


Bhutan 


Nepal 


TITI 


6100 


9413 


NR 


NER 


Imbad C petty : 


Inville Cupwaty : 


l vt dumind 


158139 
97182 
69201 - 71874 
- 25308 


ER 


Postdemand : 


16909 
6710 
6244 - 8249 
1807 


AV- I -ht : 
HHED : 


Wax . Surplug : 


Installed Capuolt 
Poak demand : 
Avaluabulty : 
Ms .Surplus : 


71739 
35674 
39045 -43516 
7842 


Bangladesh 


Imballad 


petty : 


- 1500 


203810 
94825 
98073 - 109166 
14341 


Posk. demand: 

bility : 
Man Jurplus : 


MAA 


A 


Octo . . . 


ER 


Eri Lanka 


Installed Capult 
Puk demand : 


168617 
83652 
69750 - 72673 
- 10979 


Max .Doflolt : 


All itguru are in MY 


88.1 


निका : 
पारनप कोरिडोर क्षमता की पावायनाएं 2022 -27 के दौरान अधिकतम लोड मांग के धाम धाकलनों तपाक्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि संभावना प्रारंभिक 
मूल्यांकन के अाधार पर पूर्वाकलित की गई। तर क्षेत्रीय कोरिडोरों में पारेषण प्रपाली की धावायना को कम करने के लिए उारी परक्षिणी क्षेत्रों में जल 
उत्पादन क्षमता को पड़ाने की जरूरत है । 
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-- 


ऐसा देखा गयाइकिधिकतम लोड पावापानाधों को पूरा करने में नवीकरणीय स्नोतों का योगदान पहन कमाई | 2022- 27 के दौरान प्रस्तावित की ना 
सही व्यापक नपीकटपीय ऊर्जाधारक्षमता वृद्धिको देखने वालोड- उत्पादन संतुलन बनाए रखने तपामिड के प्रचालन की समीक्षा करने , पता लगाने तपा 
भितडीकोषपनाने की पापस्यकताई। 


-- 


-- 


जैसा कि रिपोर्ट में पपितई, 2022 -27 की अवधि के लिए विभिल क्षेत्रों के लिएनिर्यातांधायात को ध्यान में स्टापपारेपपक्षमता धावायकताको नीचे 

या गया : 


2 


2 


त्रा 


2026 - 27चापाय 


- 25808 


पचिपी 


14541 


Ginif 


- 10979 


7642 


परी 


1807 


FIT 


- 1954 


- 1Filil 


5100 


पीम 


पासात 


- 500 


पटान 


940 


बाई 


18500 


पासप क्षमता धावायनाएं, जोड डि नपा उत्पादन वृद्धि की पूर्वधारपायों के प्लति संवेदनशील विशेषकर जपलोड डिकी उमीर 5-8 प्रति वर्षकी 

न हो तपा2022 - 27 के दौरान उत्पादन वृद्धिकोषवरिपतिसटीक रूप धमिनिशित नहीं की जा सकतीसप्रकार, येपापक्षपताधावायजाएं 
केवल सांकेतिक प्रकृति की । 


- - --- 


- - 


- 


सीमापारपार 


.. गीमापारपिपरिष 


भारत दारा पड़ोसी देशों के साप श्रीमापार पिनी रूतांतरप राष्ट्रीय दिपक्षीय प्रपोग के कारण पटित हो रहा है। लीपापार वापसी संबंधों की योजना, प्रपाली 
प्रचालन , पापिपिक कार एवं विनियापक पापजे लेन -देन, सरकारों के पीना विपक्षीय कटारके धनुसार होते है। 


. 2 


पढोगीरगोकशापार 


12.1 बारा- टान 


भारत सरकार एवं भूटान सरकार के बीच "पनविनती क्षेत्र में प्रपोग "विषय पर एक समझौते पर दिनांक 28 जुलाई 2005 को सताक्षर किये गये। यह समझौताधप धाप 

रोनों देशों के बीच सार्वननिक एवं निनीरोनों क्षेत्रोंकी भागीरीके माध्यम से जल विधान परियोजनाओं के विकास , इससे जुड़े ट्रांसपीशन सिस्टम के साप - तापघिनली 
के पापार की परिपपना करताई। 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


215 


122 


बारा -बांगारेट 


भारत सरकार एवं भूटान सरकार के पीच "विनती क्षेत्र में प्रपोग "विषय पर 11 जनवरी 2010 को एक समझौता ज्ञापन तारित किया गया। यह समझौता ज्ञापन 
अपने-बाप रोनों देशों के पीच विश्वन उत्पादन के क्षेत्र में प्रपोग, विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा का विकास तपा मिंड संपंधता की पापनाकी परिकपना करता है। 


. 23 चारा- पान 


भारत सरकार व नेपाल सरकार के दारा "विनती ऊर्जा व्यापार , नीमापार संचारण धर्नसंबंधों तथा मिड कनेक्टिविटी " विषय पर दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को एक 
समझौता ज्ञापन पर ताप्लर किये गयो यह समझौता ज्ञापन पपने -बाप में दोनों देशों के बीच पटपट नवीकार्य शर्तों पर संचारपधापनी संबंधों को विकसित करने को 
शामिल करने प, मिंड कनेक्टिविटी तपारोनों देशों के सरकारी , सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रोंदारा धापग्ली अधीकार्यों परऊर्जा क्षेत्र में प्रपोगकी परिपना करता 


12.4 . बापट 


काठमांडू नेपाल में 26 - 27 नवंबर 2014 को पायोजित 18वें सार्क सम्मेलन के दौरान सभी लायालय देशों ने "ऊर्जाप्रपोग[ विश्वन) के लिए लाई फ्रेमवर्क एनीमेंट " पर 
स्ताक्षरकिए पो यह प्रमीटषपने बाप में निमनलिटित के लिए नावधानों की पावरपाकरताई: 


i. सर्पसिकवाधार परबिजली का सीमापार व्यापार 
ii . निकट भविष्य में व्यापार की जरूरतों पर पाधारित शोधों पूर्व एसके लिए पांति तकनीकी जानकारीको साझा करतेहप सरकार की संचारप 

पुजेन्सियोंदारा स्पिनीपानिपक्षीपावापली कारों के माध्यम से लीपापार मिंडांटरकनेक्शनों की योजना पनाना। 
iii. संबंधित राष्ट्रीय स्त्रीमाधों के भीतर तपाचपाधापनी सहमति में निर्धारितरूपानों पर वापस में जुडी संचारपतपालीकानिपटना , सामा 

स्वामित्व प्रान करना , उसको जियान्वित करना तपा उनका रखरखाव करना। 
iv . सरलय शाहों के मिडों की विश्वसनीयता एवं सुरक्षा अनिश्चित करने के लिएस्लीपापार संबंधों के लिए प्रासंगिक प्रपोगी नेटवर्क सुरक्षा पपालियों 

का संयुक्त विकास करना । 
v. धापन में जुड़े मिडों के सुरक्षित धीर विनसनीय संचालन के लिए प्रपोगी प्रक्रियाधों का संयुक्त विकास करना तपासीमापार प्यापार के लिए 

समयपंरचन, पप , ऊ जेयांकन एवं निपटान प्लडियाधों को तैयार करना । 


पाचरागीपापारपंचसंपर्क 


. 3. 1 चारा- पटान 


पर्तमान में भूटान में मौजूद जलविद्युत परियोजनाबों में से 1500 मेगावॉट की पिनी भूटानले भारत में धायातकी जा रही है। न पुचपीनेविनती का समानांतरपनपा 
निकासी के लिए संबंधित स्त्रीमापार मतांतरपप्रपाली का संचालन भारतीय मिडों के साप तालमेजघिसकर किया जा रहा 


i 


चला पती बावाट) 

I] छा [ भूटाना - पीरपाडा20 केवी डीसी भारतापशिप बंगालो 
||] या भूटान ) - पीरपाडा पश्चिम बंगाला दारा सिंधिगीन भूटाना 220 केवी एलानीसरीचईतीवापाट) : 
II करीच। भूटाना-गेजेफ भूटाना- बानाटी धनमा 132 केवी पलांनी 
रागा पती[ 1120 बापाट) 
v] टाला भूटान -निजीगुडी पशिम पंगाल] 400केवी डीली लाग्नें । नमें से एक डीली लाइन का एक प्रक्टि एजधानियो रेनो पालपाने एमापन भूटान में 


रावाचपती[ 12 मेगावाट) 


४] 


रागाच पापीले भारत को पिनसी रागाचूनिटांग-परीचया 20 केवी पुलसी के पाश्यपोचवा एवंटाला पापी से जुड़ी संचारपतपासी का उपयोग 
करते हुए किया जा रहा 
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OS 


Existing/PlannedTransmissionSysteminBhutan 


ASSAM 


TILTE 


VLETT 


FIT 


INW4 


WESTBENGAL 
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बारा- पांगारेट 


भारत धीर पांगलादेश के पीच जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, एक लीपापार विश्वत मिंड इंटरकनेक्शन | अस्ट्रपर 2013 को विकग्नित धीर निगपारितक्षाा भारत 
निपनानुसार बांगलादेशको लटरम्नेकानदारा 500 मेगावाट की विनती नपजाकिर रहा है। 


बाराकापाब 


॥ पापपुर भारत]- भेटामाडा [ चांगलादेशा] 400 केवी डीली लान :-11किमी 
||] पहरामपुर में फरकका का पुजवापिजधी- जीटत कवी एमाली लान- किमी 
III ) पापपुर में केवी विनिंग स्टेशन की सपापना 
पांबगारेटका बाब 

" पापपुर । भारत ]-भेरापाडा( पांगलादेश ] 400 केवी डीली लान:-27 किमी 
" स्यूडी का पुजवाणिजधो -मेटापाडा बजनारक्षिप250 केपी डीसी की जाान : किमी 
) भेटापाडा 500 मेगावाट पुनपीडीसी एक के बाद एक तपा230 केवी विनिंग स्टेशन की सपापना 


INTERCONNECTION BETWEEN INDIA AND BANGLADESH GRIDS 

PALASHBARI 
JOYPURHAT Q BARAPUKURIA 

300GRA 
JFARRAKA 

NAOGAON 


MANORNORANJANAMAN 


KAHALGAON 


NIAMATPUR 


CHAPAINAWABGANJ 


SOGRN 
SOUTH 


DHULIA 


BANGLADESH 


TRAJSHAHI 


N ATORE 


SIRAJC 


SRPUR 


LALGOLA 
INDIA 

AHARAME 
( 400KV) 


SHAHJAD 

PUR 


ISHURDI 


DURGAPUR 
HAMALA - AT - _ 


SAGARDIGA 


HER 


_ _ LEAG HABARI 

F .GHORASAL 


400KV DIG PBHERR 


BAHARAMPUR ABHERAKARA PABNA 


AMTALA 


BOTTAIL 


FARIDPUR 


BAKRESHWAR KATWA 


VEERAT 


LEGEND 

THE PROJEC 

400 KV 
- 230V 
- 132kV 

Exlathg 
- - = - Under Constr , / Futura 


KOLAGHAT 


RAJARHAT 


KHULNA 
SUBHASGRAM (SOUTH ) 
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भारत के सूटनमपिनगर (त्रिपुरा से कोपिला, बांगलादेश में ,[ 400 केवी डीसी लाइन 132 केवी पर चानी चांगलादेश के पूर्वी क्षेत्र में विश्वत धापूर्ति के लिए एक 
अतिरिक्त पापली कनेक्शन दिसंबर 2015 में पूरा हो चुका है। 17 मार्च 2016 से 80 मेगावाट की विनती धापूर्ति प्लारंभ हो चकीवर्तमान में इस लिंक के पारा 160 
पेगावाट की घिनली की सप्लाईपांगलादेश को की जा रही है। 


पाराकाबाब 


सूटनपपिनगर निपुरा -पांगलादेशपाईट400 केवी डीसीजान प्रारंभ में 132 केवी पर संचालित ]-27 किमी हिवन पोस्रडक्ट ] 


पांबगारेटकाबाब 


[i] भारतीय सीमा -कोमिलना उतर) 400 केवी टीनी नाप्न [ प्रारंभ में 132 केवी पट संचालित] -15 किमी[टिपन फिच कंडकटरा 
[ili ) कोमिज़ला उततरा -कोमिज़ला क्षिप) 132 केवी डीसी लाान- 15 किमी 


INDIA - BANGLADESH INTERCONNECTION FOR 100MW POWER TRANSFER 


SILCHAR (ASSAM ) 


P . K .BARI / SİLCHAR 


- 


- 


- 


INDIA 


BANGLADESH 


NOD JUNONAGAR 


BIBIYAHA 


ASHUCIAN 


UDAIPUR 

TRIPURA 


MECHNAGHAT 

DAUNDKANDI 


PICHARCHAR 


HADİNDRANAGAR 


BELOMA 


CHANDPUR 


LEGEND 


COVILLAS 


33 बारा-नेपान 


पौजूदा समय में नेपाल भारत में 1 लीपापार टरकनेक्शनों की सुविधाओं के दारा 11 केवी, 1 केवी धीर 132 केवी पोटेन सतरों पर लगभग40 मेगावाट की विनती 
प्राप्त कर रहाई 


बिहार पीपीटीवी - बारः 


132 केवीकीवान 


[i ) स्टापा - शाहा मुलांनी 
[ii) रामनगर- गंधकयूटनपटा नेपाल) पलानी 
[li) नेपाल को 100 मेगावाट की अतिरिक्त विनती की धापूर्ति के लिए पश्चषपषषधि के उपायों के तहत निपन प्रणाली को पनपूती प्रदान करने के लिए रोतिरिक्त 

ट्रांसमीशन जाने 132 केवी की) निर्मित की गई धौर काम कर रहीं । यह कार्य उपलपीनीधोपन के एक परामर्शदाता के तौर पर पुपिटारा क्रियान्वित 
किया जा चकाई 


" केपीनान 


( )स्टापा- नार्षा विराटनगर पुलामी ( मेघा में नहीं है। 
(ii) कटाप्पा-टानपिरान पुलामी 
[i] नेयनगर -ग्निदहा चित्रपुरा पुलांनी 
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[liv] नीतापी-नजेनर एट्यांनी 
[ ४) रक्सौल-पीरगंन पलानी 


सारसबीपीसी -नषार: 


पीकी गान 


[i] नानपाडा-नेपालगंन एलसी लाइन 

(ii) पलिया -धनगरीलान 
आगरावंत -नेपानसीवी ) : 


11केवी जीवनः 


[i ] पिपारागर- मगाडी जान 
[ ii) धारचूला - नाजूनापी जान 
[i] धारचूला - टी लाान 

(iv ) पिपीरागर-पीपली लाइन 
नापीगी -नेपान: 


12 पीसीवान 


[i] टनकपुर पापी -मझाइ नगर पात्री नाप्न 


पापरमिड -नेपान 


400 केवीकीनान 


(i] 400 केवी पुजफ्फरनगर भारत - धानकेपार नेपाल डीली लान प्रारंभ में 132 केवी के चार्न के साप 
134 बारा- मांगार 


भारत निपनलिखित ट्रांसपीशनलिंकों के टाटा पपिपुर भारत में पीस 2015) से प्यांमार की जगभग ? - मेगावाट की बिजली की धापूर्ति कर रहा है। 


( 1) पोरड पपिपुर भारत में टोपू टाउन मयामांर को 11 केवी की ट्रांसमीशन जाान 
14 निर्मापानीनगीमापारपंरिक 


14.1 बारा- टान 


1) सामांबच - [ 12वापाट) पुषी- टान पापराविनापटीपीपीपी) / 2019 -20 तक पूरा होने का अनुमान 
टानकाबाब 


[i] 400 केवी पुनाननांग - - शंको पालनामोनिगका टिपन पूल 2 डीसी पुनासांग || पुनपीटारा एक डीसी राउंटिंग) 


[i] कोप-वतीपुरधर कवाड पूल डीलीलाना पल्ला [ भूटान का भाग] 


[i] पुनाननांगच । पर 400/220 केवी, 4x105 एमवीएवासिीटी 
[in ] 220 केवी का पुलधानिधों पोशाच || - पुनातनांगच - पर निटांग पुलांनी लाइन 
[v] पुनानग्यांगच पर 1:30 एमवीएघार 420 केवी पाटियेक्टर 
सामांबच - बुर्गी( 1120 बापाटा - 

मोटारा यूटीएन ( 2019-20 में पूरा होने का अनुमान है। 
[i] 400 केवी डीली पूनाशांगनू का नूप न नूप धाउट ( पुनधापिलधो) -पूनाशांग || परशंकोपा नामोलका लााना 
[i] All केवी डीसी पुनाटलांगचू || एनपी पर 1-80 मेगावाट पियर 420 केवी का पारिपेक्टर 
पांच(120बापा ) -पीपीपी माराटी 2018- 19 में पूरा होने की उममी ) 
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[i] 400 केवी मांगडेच टिवन मूल कंडक्टर निकालपापी धंतर्गत प्रत्येक नाप्न में डिनीय नटि की तारींचना) के साथ गोलिंग डीलीटावर 
पर पुलाची ) लाानों 
[ i] 400 केवी गोलिंग-निममेजिंग डीसी लाना पल्ला सम्टिा (टिवन मूल) 
[ i] 400 केवी निममेजिंग-बलीपुरमयर डीसी वाट पूल जान भूटान का लिया 
[i ]-4007220 केवी, 4x167 एमपीए निगमेजिंग पूनिंग स्टेशन जीधाईपला 
[ ७]1.80 मेगावाट पम्पियर, पांगडेवलपर 420 केवीका परिपेक्टर। 
( i) 1. 80 मेगावाट पम्पियर ,निस्पेलिंग पर 420 केवी का पारिपेक्टर । 
( vii) 132 मांगडेचा-पटीनीजान 
[ uli) 400/1132 केवी, मांगडेचक पर पल्ला) 4.67 पेगावाट पंपियरधाग्निीटी 


पाराकाबाब 


9 पटानी पिनी पवारांगनीवन निकापापरमिडारा) 

1 +800 केवी का पुलवालियो, 6000 मेगावाट शिवनाप चटियाली- खलीपक्षधर में 4007220 केवी पिचपीपली स्टेशन के साप 3000 मेगावाट 
पुचपीडीलीटर्मिनल का पीपषट पर धागा पुनपीडीसी दिपक्षीय जाना 
[ii] धागा में 300 मेगावाट के नवर्टर पांडयूल के लाप + 00केवी पुनपीडीसी अटेशन का विसतारा 
[ili] भूटान पाईर ( कोषा- भूटान सीमा परपतीपुर कवाड पूल डीली नानानिगलिंग के ननरीका- बतीपुरवयर कवाड मुलीनीलाना 
[injपोंगियागीन का पलधापिलधी-पीरपाडापतीपदपर पजधानिधो पर 40 केवी डीसी की निजीगडीकवाड पूल जान- बलीपुरघर पर 220 केवी 
की साप्ता 


ट16 


NationalTransmissiongridMasterPlanforBhutanby2020 
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भारतकामाग: 

बारा-बांबगारेट 
प्रक्रियाधीन हेप्न कार्यों का जून 2016 में पूरा होने का अनुमान है। 

निर्मापकार्य, भारत की पोट से पापरमिंड के पाश्वयम से जियान्वित किये जानेवाला मापांग्लादेश की धोरसे। पीनीनीची दारा क्रियान्वित किये जाने वाला] 
1) 500 मेगावाट के अतिरिक्त नपानांतरप देत पटापपुर का दूसरा प्रक्टि -मेरापाडा 40 केवी टीसी निर्माणाधीन है। ल तपासी को पजपूती देने वाले 
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(ii] केपी फरारूका -पापपुर डीसी एनटीपूजएस) लाान जगभग 70 किमी ) 
[i] 40 पेचीफरक्का के वर्तमान पुनधानियों को हटाया नाना -पेटामपुर में जीरन पुलांनी लाना 
lin]उकन फरकका का पुलधाएिनधो नागरिपी में नीट 400 केवी पुनानी लाना 
( 0) नागरिपी का पुनधापिलधो - जीरटपट सुभाषनाम -400 केवी पुलांनी लान 


पांगलादेशका भाग: 


[i) भेटापाडा- मारी20 केवीठीनी लान- 12 किमी । 

[ i) भेटापाडा - पांगलादेश) धतिरिकत 500 मेगावाट एनपीडीसी का एक के पार पुक कनपटट यूनिटाला मॉडयूल ) 
943 बारानपान 

[i) पुजफ्फरपुर [ भारत के 400 केवी का परिचालन -पालकेचारा नेपाली डीसीसीपापार साान प्रारंभ में 132 केवी पर परिचालिता से 220 केवी तक 
2018 वाजवार में 220 केवीके चालू होने के पानाता 
पुनफ्फरपुर [ भारत के 400 केवीका परिचालन -पालवार नेपाल डीसी लीपापालान पारंभ में 132 केवी पट परिचालित करने में केवी तक lilu 

केवी श्वालकेशवर लवटेशन के चान होने के पानात -दिसंबर 2019 
9. षिबीपापारार 

चार- पांबनारस 


वर्तमान में घिर-पुनधिार कारिडोर ठप रूपले 4007220 केवी पोगागिांव गुमाएल के दारा पनधिार से जुडाला पोगागिांव एमापन में किसी भी धारिपक रिपति 
में पनदिल्यूएन मिंड से कोई सेकेण्ड न फीड नहीं है। धत : यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय मिड के सापटरकनेक्शोनों के लिए यहां पर दूसरे 400 केवी पन नोड की 
पावशयकताई तपा भारत -बांग्लादेश के पश्म नये इंटरकनेक्शनों की योजना पनाते समय नकाश्यान रखा जायेगा। भारत बांग्लादेश के पीच नये इंटरकनेक्शनों का 
निर्माप चषमता पली लिंक 400 केपी पर लगायी जाने वाली 765 केवी की जान भारतीय मिंड के पूर्वी क्षेत्र को नपाउतीर पूर्वी क्षेत्र पुनधिार को पांग्लादेश से जोड़ने 
के लिए स परियोजना पर 1 जुलाई 2016 कोषायोजित भारत - पांग्लादेश नेपाली नेटब्यूनीकमें विचारला स योजना में पनधिार, धिार तपा पांग्लादेश में 
निप्रनलिखित सब स्टेशनों की पापनापसंपंच समाहित है: 
. पनामरमपोंगाईगांव पुलापन में जगह की कमी कोश्यान में रखते हातपा पुनधिारमें एक विशवननीय टेक्योंफना उपलपच कटाने के लिए पोंगाईगांध 

से पलथालियों के दारा - पालीपाडा 400 केवी डीसी ( कवाड) लाप्न पुर्व अलीपुरद्धार- पोगाईगांव 400 केवी डीनी जान को पोरनगर सपनटेशन तक 
वियतन करने एप पोगागिांव से लगभग । किमी दूर पोरनगर धनप में 40 केवीका नया सपनटेशन जिसे भविष्य में 71 केवी तक पपमेड किया जागा 

सपापित करना प्लग्नतावित पापोरनगर सघनटेशन पोगागिांव के अतिरिक्त पुनधिार की पूर्ति करने के विस्तप के रूप में कार्य करेगा । 
- पर : टानहाट - पुटनेया डीसी लाइन ( गोकन केटारा एक सर्किट तपा फरकका सारा मानस्टिा के नरोनों सस्टिों के पुनधापिलधो के माधयम से 

कटिहार में संभावित टेक् -श्रॉफ केन के रूप में 40 केवीका एक नया सपनटेशन प्लसतावित पा जिग्ने भविश्य में 765 केवी कधपमेड किया जानाई 
पांवगारेशपांगलादेश दारा बिनती लेने के लिए पापोतीपुर में 4100280 केवी का एक नया सपनटेशन निने भविष्य में 765 केवी कधपमेड किया 
जाना है। प्रस्तावित पा प्रमताधित इंटरकनेक्शन पांगलादेश के परपोतीपुर को 75 केवीदीनीजान निग्ने प्रारंभ में बांगलादेश में फेन । में 500 मेगावाट 
बिजली की सप्लाई करने के लिए 400 केवी पट संचालित किया जायेगा उसे पूर्वी क्षेत्र में कटिहाट से तपा उजतट पूर्वी क्षेत्र में पोटनगर में सपापित करने के लिए 
योजना बनाईना रही है। 
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बांगलादेश एक के बाद एक एचपीडीसीके माधयम से परपोतीपुर में बिजली प्राप्त करेगा । 
दूसरे चरण में सटरकनेक्शन को 1000 मेगावाट की विनती को घोषित करने के लिए75केवी धपमेड किया जायेगा एसके सापडी में जुड़े एली 
सघनटेशनों कोषपमेड किया जायेगा तपा500 मेगावाट के दूसरे पलॉक के साप पनपीटीसी टर्मिनलों में वृद्धि कटना तानुसार निपनलिटित काम की गूनामा 
प्रस्तावित है। 


च 


बाराकानाव: 


पालीपाडा के पुलवानिधी - पोगेंगीन 40 केवी दीनी ( कवाड) लाइन के साप पोरनगर ( वयम) में 400 केवीके नये अपनटेशन जो पार में 765 केवी 
तक पोड करने लायक होगा की सपापना। 
घलीपक्षधरको 40केवी डीसी वाड) जान पोगेगीनका पोगेंगीन वेधलग करना तपासका विसतार 400 केवी डीली वाड) लाप्न पोटनगर 
तक न प्रकार करना कि पद्धतीपुरवधर- पोरनगर 400 केवी डीली [ वाड) साप्न का निर्माप करे। 
पूपिया -टानरबाट केवी डीसी ट्रिपल सनोपोडी साप्त गोकर्नादारा एक सक्टि तपासा फरककाकेदारा) के दोनों सक्टिों के पुलवाईपुनधी 
के नाप कटिहार विहार) में एक 400 केवीके नये नवनटेशन जोपार में 765 केवी तस्वपमेड योगय हो) की सपापना । 


कान: 


. कटिहार धिार)- पास्पोतीपुरपांगलादेश -पोटनगर( पनधिार 765 केवी डीसी लाइन को धम्करना धीर 400 केवी पटलका संचालन करना 
पांवगारेटकानाव : 

. परपोतीपुर में 1.500 मेगावाट पनपीडीसी के एक के पारपुनपर्टर स्टेशन 
- 


बारामाबाब 


. कटिहार एवं पोटनगर सपाटेशनों का केवी से 765 केवी धपदेशना 
. कटिहार -परपोतीपुर-पोरनगरमा केबीटीसी जान का संचालन एवं की पोटेन रेटिंगा 

. धिार एवं पुनधिार धनय प्तपानियों की पनपूती जिनकी पहचान पार में की जायेगी। 
बांबगारेटका बाव : 


एक धनय 1-500 मैगाघाट ( म 2-500 मेगावाट पलोक के दारा परपोतीपुर( चांगलादेश) में एचपीडीसी के एक के बाद एक सघनटेशनों में वृद्धि 
परपोतीपुर सपनटेशन का 40 केवी से 765 केवी अपडेशना 
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एक योजना पर पहले ही दिनांक पट्पट 2015 को ( फान में पायोनित पी एनधिार पलनीएप की पंसतपा 19 2017 को पायोनित 11वीं धिार एनटीएम 
पंक में विमर्श किया जा चुकाईतमा समति पन चुकी है।1वी भारत - पांग्लादेश जेडब्यूर जीनेपाली पो 27 - 28 सितंबर2017 को पांग्लादेश में पायोनित 
ई. जहां पर जेटीटी वायांट टेलीक्सटीमा दाय पेगावाट के एचपीडीसी के परपोतीपुरपांग्लादेश में एक के बाद एक स्टेशन के साथपधार [ पोपागार, 
भारत ]- परपोतीपुर (पालाकोश ] - धारकटिहार, भारत] इंटरकनेक्शनों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी गपीपीपल पर विस्तारो विचार विमर्शकिया गयापाटीटी 
इन मामले पर भविपर में विस्तार से विचार करेगी। 500 मेगावाट एनपीडीसी के एक के पार पुक उत्तरी कोमिता [ पांग्लादेश के नाप यूरनपपिनगर - उत्तरी 
कोमिक्षा में 400 केवी के संचालन पर भी सहमति बनी। 


. बारा- टान 


भारत सरकार एवं भूटान सरकार के पीच दिसंबर 2009 ताक्षरित समझौता ज्ञापन के धनसार स्ल लगभग 11000 मेगावाट की क्षमता की 10 वित्त 
परियोजनाएं अमिक रूप में 2020 तक भूटानकी विभिलक नदियों में विकग्नित की जानी में परियोजनाएं या तोतर- सरकारी मॉडल के तौर पर षषषा 
भारत में पीपुग्नयू के जेपी के तौर पर नप उनके समान भूटान के संगठनों के डाटा निर्मितकी जानी है। उपटोक्तज उत्पायरन परियोजनाधों के डीपीधार 
एनटीपीसी, एनएचपीसी , पलनेवीएनएल ,टीएचडीसी, एनएचपीसी, पलनेवीएनएल , टीएचडीसी, उष्पीएन एपीसीधोपन धारिदारा पनाये जा रहे हैं। 

सके पार भारत सरकार एवं भूटान सरकार के बीच चार पापी नामत : योलोज6ि00 गावाट), पांग्र [ 70 गावाट), चामडारच ।।70 मेगावाट मा 
पनाया। 180 मेगावाट ) का भारत के नेवी पीएसयू तपाधारनीधोपीके एक पीपनपतंक मीन पावर कार्पोशनलिमिटेड के पाश्मपम ने विकास हेतु दिनांक ? ? 
धन2014 को सरकारी पुमीमेंट ग्लान किया गया । इन परियोजनाधों में बिनती निकालने का एक मास्टर प्लान नीपिटारा पो ही पना जियागयाई 
उत्पादन परियोजनाधों के पूरा होने की समयावधि में मिलान हेतु लगातार प्लोजेक्ट-वारट्रांसमीशन लपातीकोषपनाया जा रहाई 
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बारा - नेपाल 
नेपाल के साप विनतीजतां तरपको पाने के लिए नेपाल पूर्व भारत के विशेषज्ञों ने लपाति एक संयुक्ति तकनीकी टीम [ जेटीटी) का गठन किया जा रहाई। जेटीटी 
ने नेपाल रिपत पनबिजली स्टेशनों एवं दोनों देशों के मध्यप रिपत सीमापार टरकनेक्शननों से बिजली निकालने के लिए पुकदीपकालिक एकीकत हाशमीशन प्लान 
पनापाई ये परिप्रेक्ष्पापोजनाधषाप में 2025 एवं 2015 के समयकाल में पूरा होने वाली जलविश्चन परियोन्माषों में बिजली निकालने की निकासी नपालीको 
भी कवर करती है। मइयोजना विभिल समयावधि में नेपाल से भारत के लिए विश्न निकासी के लिए पापाय नक्षमतालीपापार टटरनेशनों के विवरण 
को भी कवर करता है। यह धनुमान लगाया गया है कि 2025 की समयसीमा में नेपाल के पास लगभग 132 गीगावाट का निर्यात योग्यधिशेष होगा जो 2035 
समय- सीमा तक 249 गीगावाट तक पल जायेगा इसमें नेपाल की तीन पुठ्यप परियोजनाधों नापत: करनाली चिसापानी [ 1080 पेगावाट),पंचेचार [3800 
पेगावाटी एवं समकोशी [3400 मेगावाटी से उत्पपल : 17 गीगावाट शामिल नहीं है । यह रिपोर्ट 2015 की समय -सीमा तक नेपाल में 400 केवी डीसी उचिप्क्षमता 
हिट - पेस्टी पावर हा जो कि पूर्वापी - पूसधाजपार - न्यू डेटाउदा -न्पूनरापासी- न्यूट पटवाज -सफीप- वटारिपाई. नकी परिकम पना करती । 
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रिपोर्ट में नेपाल के विभिनय पूलिंग केंद्रों में 11 उचिक्षमतालीपापारांटरस्नेकापनोंकी भी परिकसपनाकीगाहा नटरकनेक्शनों को पनविनती परियोजनाओं 
की प्रगति के धनसार तपा निर्यात इतषधिशेष पिजली के धाधार पर क्रियान्वयन में लिया जायेगा। 
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. . विनीमापारपलापारवरिवानिरः 
चुर पारदर्शिता के साप बिजली के लीपापार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, नियामककोपों में पारदर्शिता, रिघटनापीर संपूर्पधधिकार क्षेत्र में विनियापक 
जोखिमों की धारपाको कम करने के लिए विनती के सीमापार प्याटपार पर विश्वन मंत्रालय दारा शिानिर्देश दिसंबर 2015 में पश्चियनित किये जा चुके हैं। 

पसाब - 10 

बारा नवीकरणीय चर्चा 
10 .1 पाराका पान नपीकरणीय उर्जावासाब 
10 .1 . 1 भारत की स्ल पोनहानपीकटपीपरपापित क्षमता 17244 मेगावाटईदिनांक 3118 2017 की रिपति के अनुसार) । 


नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों ( आरईएस ) की स्थापित क्षमता दिनांक 31.03. 2017 

की स्थिति के अनुसार 


Small Hydro Power 

8 % 


BM Power / 

15 % 


Wind Power 

56 % 


Solar Power 

21 % 


नवीकरणीय मोरोपपतारनपत्रपार पिपरमारिन 31.03. 2017 की बिपिनवारी 
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अपन पिचर 
[ बावा ) 


गौरवि 
बापा ) 


बाबीपणापापरबह- उतारन || वरनरनि 

( बापाट) 
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नवीकरणीय उर्जागोगेपर्यउतारन रानापार विपरमरिनांक 31.03. 2011 की विनगार) 
पत्र | रान 

पपन वितबारविर पायोपासापकहनाज बरनाविप सपना 
[ बापा ) | ( मेवावाट) | 

बापा ) 

( पेवापाट) | ( बापा ) 
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समपार | पनीर रीघ 

पर षान्न प्रदेश 
पार | कर्नाटक 

केटस 
पर तमिलनाद 
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पर परचेरी 

| बिहार 
| झारखंड 
| घोदिशा 
पशिप पंगाल 

निलिम 
पर चंडमान निकोबार 
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__ 16 


| नम्बर निंपरा 
पुनपर धटपाचल प्रदेश 
नापार | मिजोरम 


105 


105 


41 


41 


32278 


12291 


3294 


4331 


F7244 


112 


मावि नवीकरणीय उर्जा उतारन पाना 


-- 


102 . 1 भारत में 2021-22 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय उत्पादन क्षमता पापित करने का लक्ष्य रखाइजिनमें 100 गीगावाट सोट, 60 गीगावाट पवन , 

गीगावाट जनज विश्वत धीर 10 गीगावाट पायोपाल शामिल हैं। नवीकरणीय उत्पादन क्षमता का क्षेत्रवार धीर टान्पवार भाषी पूर्वानुमाननीचेदिया गया है. 
जिले 2021- 22 तक लक्षित किया जा रहाई : 


LIKELY INSTALLED CAPACITY OF RES BY END OF ZO21 -22 

TOTAL : 175164 MW 
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1022 पर्ष 2021-22 नवीकरणीय नांगोगे परंतारन के पनपानिपार विषय 
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1123 वर्ष 2021-22 नवीकरणीय उर्जागोगेबिरंगेउतारनपनमानिा रात्रपार विवरण 
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102. 4 यहपक्षमता है. निने हमारे राष्ट्रीय मिड के नाम एकीकृत किया जाना है। मिंड में प्रभाषी एकीकरप की धायोजना के लिए पर्याप्त पारेषण नपाली जो न केवल 

प्लांट -वाधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों [पापल) से उत्पादितबिजली के पेक्युपेशन की सुविधा प्रदान करेगी. परिकवधिशेष टान्पों। क्षेत्रों में बिजली की कमी 
पाले टान्यों । क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों [पारीपन) धीर रूफ टॉप से उत्पादित विश्वन के पाटेपमें भी पार कटेगी। चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों 
[धार्गणन ) ,विशेष रूप से पवन धौर सौर प्लांटों से प्रेम की प्रकृति परिपती( चा होती . पंत: 175 गीगावॉट का प्रभावी एकीकरपकेवल तभी संभव हैनपहर 
समय लोड- उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रटाने के लिए पर्याप्त संतुलन क्षमता की धायोजना तैयार कर ली जाती है। इसके लिए वर्ष 2021-22 में सौर धीर पवन 
ऊर्जा स्रोतों से 160 गीगावॉट[ जो पपना ॥ गीगावाट धीर सोट 100 गीगाघाटी की प्रक्षेपित परिवर्तनशीलता के सांख्यिकीयविषपके जरिए संतुलन क्षमताके 
निर्धारणकी धापायकनाई। 


11ररापनकापार 


108.1 पवन धीर सोर,दिन के समय , स्पान , अत्. पासपोरधन्प कारकों पर निर्भर परिवती[ चर ] ऊर्जा उत्पारनप्लान करते हैं । विभिन्न मोतोंने पपन धीर सौर के लिए 

डेटा एकत्र किया गया है। वर्ष 2021-22 में पपन धीर सौर पीडी के 161 गीगावाट के प्यपहारकाधनपान पिंन्नपान प्लांटों के व्यवहार को पड़ाकर , धनुर्भधीर 
अक्षांश के पक्षों धीर पासिक लांठियकीय उपकरणों के बारे में विचार करने का तैयार किया गया । सौर ऊर्जा उत्पादन की भविष्यवापीके जिपम उत्त 
भौगोलिक क्षेत्र के देशांतर धीर धनांशा के अनुसार डेटा को पहलते हुए पड़े पैमाने पर लौट प्लांटों के उत्पादन के धाउटपुट को एकीकत करते हैं। पपन के लिए पचन 
ऊर्जा की भविष्यवापी करना पड़ा मुश्किल है क्योंकि यह अत्यधिक परिवर्तनशील चटा है। इसने का पवन जनरेटों के घांकडे एकत्र किए धौर से 60 गीगावाट 


230 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


क्षेत्र -वार के लिए घटाया गया तुलनात्मक रूप से घड़े भौगोलिक क्षेत्रमें पुकाधिक उत्पादन वातीलाष्टों के एकत्रीकरणके परिणामस्वरूप भी कम परिवर्तनशीलता 
सामने पानी निप्पलिटित माफ में पवन धीर नोट की क्षेत्रवार मासिक विविधताकोदर्शाया गया । 


1132र मावि परिपान [प्रकशिपाही 
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Southern solar Quarterly variation 
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Eastern Solar Quarterly Variation 
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North -Eastern Solar Quarterly Variation 
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103पन पिाही परिपान [प्रकशिपाही 


विशिरिन नि : 


Northern Wind Quarterly variation 
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Western Wind Quarterly variation 
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South wind quarterly variation 
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All- India Wind Quarlerly Variation 
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10 गोड बापपपनरोरकाबह- का 
कभी -कभी यह माना जाता है कि पवन पोट सौर विविधिता लोड भिष्ठता के साप मेल खाती हैं घोर एस प्रकार यह एक -दूसरे की पार करते हैं। हालांकि , इसे 

सत्यापित करने की धावायनाई। सबंध में जोड में परिवर्तन के साप पवन धौर सौर मिलता के पीच पौन संबंधों , यदि कोई के बारे में पानामा 
विलेपपके माध्यम से पताया गया । सांपिकी में एक सह-संबंध का कार्य रोचटों के पीच संबंधों की ताकत को पापनाई यहां विभिप्त सीटधीर पवन ऊर्जा 
प्लांटों से एकत्र किए गएषांकडों की सहायता से सौर धीर सोड, पवन धीर सोड धीर सौर + पवन धीर सोड के बीच संबंधों की गपनाकी गांड नितलिखित 
तालिका डेटाविषपके परिणामों कोशाती 
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नारीवार 
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तुलनात्मक प्रयोजन के लिए प्रत्येक क्षेत्र घोर तिमाही के लिपलोड डेटा नीचेदिया गयाई: 
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Southern quaterly load variation 
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North - Eastern Load Variation 
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उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र में शोर उत्पादन धीर सोड के पीच कुछ संबंध क्योंकि यह संबंध गुणांक 41 : धीर उत्तरी क्षेत्र में पवन धीर 
जोड के बीच संबंध के संदर्भ में लड- संबंध गुणांक 26RS तपापि , 160 गीगावॉट की स्पापितभपता के लिए पनि भारतीय वाधार पर लोड वीर संयुक्त 
पवन धीर और उत्पादन के बीच संबंध के संदर्भ में सह- संबंध गुणांक केवल 182 ये संख्या रिघट नहीं है . परिक 2021-22 तक धारवाईन की पाहतविक 
संरचना के अाधार पर अलग-अलग हो सकती है। इसलिए, यह पहत्वपूर्ण है कि धानउत्पादन में परिवर्तन का स्वतंत्र रूप से भी मिलेगप किया नाना 
चापित 


105 


पिपिसगाकाबापतानीबाप 
चूंकि बड़ी संख्या में पड़े धार छोटे नपीकटपीय पाणिग्न उत्पादन स्टेशन होंगे. धंत : यह देखा गया कि किसी टान्य टान्य क्षेत्र में नवीकरपीय ऊर्जा स्रोतों 
[धापन में एकीकृत उत्पादन उन राज्य या क्षेत्र में कुल मिलाकर पापित धारंण्य क्षमता के प्रतिशत के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से कम विचलन निहित 
होते हैं । इसी तरहपटिल भारतीयधाधार पर भी विविधता के प्रतिशत के भी सापात्पधीर सहन होने की संभावनाई सौरवीर पवन उत्पादन के लिए एक 
हाइपनीने दिया गयाई : 
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CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th January , 2019 

National Electricity Plan ( Volume II Transmission ) 
F . No. CEA - PS - 12 - 13 ( 14 ) /2 /2018 - PSPA - II Division . In exercise ofthe powers conferred by sub -section (4 ) ofSection 3 
ofthe Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as the Act), the Central Electricity Authority hereby notifies the National Electricity 
Plan ( Volume II: Transmission ) ( hereinafter referred to as the Plan ). The Plan covers the Transmission and related aspects . As per the 
stipulation ofsub -section (4 ) of Section 3 ofthe Act, the Plan is in accordance with the National Electricity Policy , covering review of 
the 12th Plan in detail and detailed plan for the period 2017 -22 and perspective plan for the period 2022 -27 . The Plan is annexed in 
Appendix ( Volume II ). 


PRABHAT CHANDRA KUREEL , Secy . 

[ADVT. III /4 /Exty. /528/ 18 ] 


NATIONAL ELECTRICITY PLAN 


(Volume II ) 


Transmission 


[ In fulfilment of CEA s obligation under section 3 (4 ) of the Electricity Act 2003] 

Government of India 

Ministry of Power 
CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY 


January , 2019 


Executive Summary 


India is now amongst the fastest developing countries in the world in terms of GDP as well as the electricity consumption . The 
challenge is to meet the energy needs of high economic growth & electricity consumption of about 13 billion people . The 
development of an efficient, coordinated , economical and robust electricity system is essential for smooth flow of electricity from 
generating station to load centers (as per Electricity Act ) and for optimum utilization of resources in the country , in order to provide 
reliable , affordable , un -interruptible (24x7 ) and Quality Power for All. 


Transmission system establishes the link between source of generation on one side and distribution system , which is connected to load 
| ultimate consumer, on the other side. The transmission systems are planned and implemented for evacuation of power from 
Generating stations , strengthening of existing transmission network for meeting projected growth in load / demand and Optimum 
utilization of distributed generation resources in different regions . The transmission systems that are in place in the country consist of 
Inter -State Transmission System (ISTS ) and Intra State Transmission System ( Intra -STS ). ISTS are developed by the Inter -State 
Transmission Licensees. On the other hand , intra - state transmission system is developed by State Transmission Utilities / intra -state 
transmission licensees. 


Transmission planning is a continuous process of identification of transmission system addition requirements , their timing and need . 
The transmission requirements could arise from 

a ) new generation additions in the system , 
b ) increase in demand 
c ) System strengthening that may become necessary to achieve reliability as per the planning criteria under change load 

generation scenario . 


These transmission system requirements are identified , studied and firmed through the co -ordinated planning process i. e through 
Regional Standing Committee (s ) on Transmission (erst while Standing Committee(s) on Power System Planning for the Region ) and 
operational feedback from POSOCO and other stakeholders . Development of adequate intra state transmission system is equally 
important in order to ensure delivery of power to the load centers and effective utilization of Inter -state transmission system . The 
progress of Inter as well as Intra State transmission . systems is regularly monitored by CEA . 
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Since January 2011 , ISTS transmission schemes , as recommended by the Empowered committee and after consideration by the 
Government of India, are being implemented either through the Tariff based Competitive Bidding ( TBCB ) process or under cost -plus 
mechanism with Regulated Tariff Mechanism (RTM ) by POWERGRID as CTU , in accordance with provisions ofthe Tariff Policy . 


As per Section 3 of the Electricity Ad 2003 , Central Electricity Authority ( CEA) has been entrusted with the responsibility of 
preparing the National Electricity Plan (NEP ) in accordance with the National Electricity Policy and to notify such plan once in five 
years . 


The National Electricity Plan (Volume I) on Generation Planning was notified vide Extra Ordinary Gazette No . 1871, Sl. No . 121, 
under part - III, Section IV dated 28 . 03 .2018. National Electricity Plan (Volume II) on Trans mission planning was prepared after the 
finalization ofthe Generation Plan . 


The Draft NEP , Volume II ( Transmission ) was published on the CEA and MoP website, for views / suggestions / objections from the 
stakeholders and general public . The NEP has been finalized considering relevant comments received from various stakeholders . 


In the NEP Volume II ( Transmission ) , the review of development of transmission system during 12 th Plan Period and Planning for the 
ongoing plan period 2017 - 22 and Perspective plan for 2022-27 have been discussed . 
REVIEW OF TRANSMISSION SYSTEM DEVELOPED DURING 12TH PLAN PERIOD (2012-17) 


The transmission network has increased to 367, 851 ckms of trans mission lines and 721265 MVA of transformation capacity in 
substations by the end of 12th Plan . During 12th Plan period , addition of 110 ,370 ckms of transmission lines and 321,464 MVA of 
transformation capacity ( 220kV and above) has taken place. This phenomenal addition oftransmission system has been the highest in 
any ofthe five -year plan period . There has been more increase in the transmission system at higher voltage levels (40 OK V and 765kV 
level ). This aspect ofgrowth in transmission system highlights requirements oftransmission network to carry bulk power over longer 
distances and at the same time optimize rightofway , minimize losses and improve grid reliability . 


A few of the transmission works got delayed /held up because ofRight-of-Way ( RoW ) issues , non -availability / delay in getting Forest 
Clearance , contractual issues and delay in land acquisition for sub - stations . 
STUDIES CARRIED OUT TRANSMISSION SYSTEM FOR CURRENT PLAN PERIOD 2017 - 22 


The expansion of the transmission system depends on the projected load demand and the generation resources addition during a 
particular time frame. For the present studies , the all - India region -wise and state- wise projection of electric demand has been 
considered for 2021 -22 time frame as per 19th Electric Power Survey (EPS) of the Central Electricity Authority . The generation 
capacities of about 480 .4 GW to meet the annual peak load demand of225 .7 GW by the end of 2021- 22 has been considered . 


The cross border power exchanges with neighbouring countries considered for plan period ( 2017 - 22 ) indudes about 4500 MW import 
from Bhutan and 1500 MW & 950MW export to Bangladesh & Nepal respectively . The region wise installed capacity and peak 
demand at the end of 2021 -22 , considering the import and export with the neighbouring SAARC countries is given below . 


All India Instal led Capacity and Peak Demand Required at the end of 2021-22 
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* All India Capacity includes Islands and UTS ( 854 MW ) . 
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It is observed that the Northern , Southem and North Eastern region will remain in deficit most of the time and the other two regions 
will have surplus power to feed these deficit regions during peak hours in each quarter . 
The adequacy of existing & under construction transmission facilities and requirement of additional transmission system has been 
assessed based on the power system studies, with representation of the power system network of the state as well as inter- state 
transmission system . The Load -generation balance scenarios have been worked out, corresponding to seasonal / quarterly load & 
generation variations and has been simulated for four different quarters of the year . Load Flow studies have been carried out for 2021 
22 time fra me. The existing transmission system and generation projects as well as those planned for plan period 2017 - 22 has been 
considered in the study. 
In addition to above studies , the power flow studies for three likely scenarios i.e. Noon - High Wind , Noon -Low Wind and Evening 
High Wind , have been simulated considering 175 GW of renewable Generation capacity , which includes about 60GW ofwind , 100 
GW ofSolar, 9 GW ofBiomass and 6 GW ofsmall hydro capacity . The corresponding changes in the inter - regional power flows have 
been studied based on the impact ofhuge integration of generation from RES . 
The N -2 contingency analysis ( considering outage oftower / outage ofboth circuits of D / c line ) was also carried out, considering the 
outage of following seven high capacity critical corridors (765kV or HVDC ) between NR -WR , ER - SR , ER -NR and WR - SR during 
the quarters where the corridor is likely to be under maximum stress. 

1 . Agra -Gwalior 765kV D /C line (NR -WR ) 
2 . Jabalpur-Orai 765kV D /C line (NR -WR ) 
3 . Champa - Kurukshetra + /- 800kV HVDC (NR -WR ) 
4 . Gaya – Varanasi 765kV D / C (ER -NR ) 
5 . Agra – Alipurdwar +/ - 800kV HVDC (ER -NR ) 
6 . Angul- Srikakulam 765kV D / C line ( ER -SR ) 
7 . Raigarh - Pugalur +/- 800kV HVDC (WR - SR ) 


PLANNED TRANSMISSION SYSTEM ADDITION DURING PERIOD ( 2017 – 22 ) 


Based on the analysis , about 110 ,000CKM oftransmission lines and about 383 ,000 MVA oftransformation capacity in the substations 
at 220kV and above voltage levels are required to be added during Plan period 2017 -22. A table showing the gwwth oftransmission 
system from 11th Plan to Plan period ending in 2021 -22 is as given below : 

Transmission System Unit At the end | Addition At the end of Required to be Required ckms / 
Type / Voltage Class of 11th Plan During 12th 12th Plan added during 

MVA 
(Mar . 2012 ) Plan ( 2012 | (March 2017 ) plan Period ( cumulative ) at 
17 ) 

2017 - 22 

the end of the 
plan period i.e. 

by 2021- 22 
TRANSMISSION LINES 
(a )HVDC + 500kV /800 kV | Ckm 

6124 

19596 
Bipole 

9432 

15556 

4040 
(b ) 765 kV 

Ckm 5250 25990 31240 21603 

52843 
( c ) 400 kV 

Ckm 106819 50968 157787 

48092 

205879 
( d ) 230 / 220 V 

Ckm 135980 

27288 163268 

36546 

199814 
Total - Transmission Lines Ckm 

257481 110370 367851 

478132 

110281 
SUB STATIONS 
( a ) 765 kV 

MVA 25000 142500 167500 109500 

277000 
(b ) 400 kV 

MVA 151027 

89780 240807 178610 

419417 
(c ) 230 / 220 kV 

MVA 223774 

89184 312958 

95580 

408538 
Total - Substations 

MVA 399801 321464 721265 

383690 

1104955 


HVDC 
(a )Bi-pole link capacity 


MW 


30500 


6750 


9750 


14000 


16500 
3000 


(b ) Back - to back capacity 


MW 


3000 


3000 
9750 


Total of (a ), (b ) 


MW 


9750 


19500 


14000 


33500 


INTER -REGIONAL TRANSMISSION LINKS 


There has been substantial gwwth in inter -regional power transmission capacity to facilitate smooth flow of power from surplus to 
deficit regions, for optimum utilization of the country s generation resources . Aggregate inter -regional transmission capacity by the 
end of9th , 10th , 1 lth and 12th Plan are 5750 MW , 14050 MW , 27750 MW and 75050 MW respectively . The required aggregate inter 
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regional power transmission capacity by 2021 - 22 is 118050 MW . However, the actual power transfer capability would depend on a 
number of variable factors such as load flow pattern , voltage stability , angular stability, loop flows and line loading etc . 
The summary of these inter- regional transmission line corridor capacities is given below : 


Inter - Regional corridors 


West - North 
North East - North 
East - North 
East - West 
East - South 
West - South 
East - North East 


INTER -REGIONAL TRANS. LINKS & CAPACITY (MW ) 
At the end of 12th Plan | Addition expected during | Required by end of the plan 
the plan period 2017 - 22 

period i.e . by 2021 - 22 
15420 21300 

36720 
3000 

3000 
21030 1500 

22530 
12790 8400 

21190 
7830 

7830 
12120 11800 

23920 
2860 

2860 
75 , 050 43 ,000 

1 , 18 ,050 


0 


0 . 


Total 


REACTIVE COMPENSATION 


In order to provide reactive power support to the grid under steady state as well as under dynamic conditions , adequate reactive 
compensation in form ofbus reactor & line reactors ( 765kV & 400kV) and Static Var Compensators (SVCs ) & Static Compensators 
(STATCOMs) have been planned . 
ESTIMATED COST FOR TRANSMISSION SYSTEM DURING THE PLAN PERIOD 2017 -22 
An estimated expenditure of Rupees 2 ,69 ,000 crore would be required for implementation of additional transmission system in the 
country ( Transmission lines , Substations, and reactive compensation etc.) during the plan period ( 2017 -22 ). This includes an estimated 
expenditure of about Rupees 30,000 crore required for implementation oftransmission system below 220kV voltage level . 


THE PERSPECTIVE PLAN FOR THE PERIOD 2022 - 27 


To provide broad information on transmission capacity requirement, a ‘ Perspective Transmission Plan for the period 2022 -27 has been 
prepared based on peak load demand projections in 19th EPS and expected generation addition during the period . The region wise 
expected peak electricity demand (as per 19th EPS) & generation capacity addition , available generation in Nepal & Bhutan , assumed 
exportable demand of neighbouring countries in SAARC region and Regionwise surplus /deficit and export/import from neighbouring 
countries for which Transmission system is to be developed (MW ) by 2026 - 27 are given below . 


Region / SAARC 
Regions 


2026 -27 
Peak demand of 
region / expected 
exportable demand 

(MW ) 


2026 - 27 
Generation Capacity and 
Available generation in 
Nepal & Bhutan 

(MW ) 


2026 - 27 
Regionwise surplus /deficit 
and export/import from neighbourir 
countries for which Transmission 

system is 
to be developed (MW ) 

-25308 

14341 
- 10979 
7842 
1807 
- 13500 


97182 
94825 
83652 
35674 

6710 
298632 


158139 
203810 
168617 
71739 

16909 
619214 


Northern Region 
Western Region 
Southern Region 
Eastern Region 
North - Eastern Region 
Total All India 
(AI Peak / Generation cap 
surplus or deficit in demand ) 
SAARC Country 
| Bangladesh 
Nepal 
Sri Lanka 
Pakistan 
Bhutan 
Total (expected exportable 
demand / importable quantum 
TOTAL 


1500 


400 


10000 


0 
500 


- 1500 
6100 

0 
-500 
9400 
13500 


14482 
24482 


2400 


301032 


643696 . 
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2026 - 27 Installed Capacity 619 GW 


Thermal 


. 


Nuclear 


. 


Ilyama 
10 % 


CROSS BORDER POWER TRANSFER 


At present Exchange of Power between India and Neighbouring countries (Nepal , Bangladesh and Bhutan ) is taking place in 
synchronous , asynchronous and radi al mode. Transmission links ( at 11kV, 33kV, 132kV and 400k V levels ) have been established 
between border states (Bihar , UP ,Uttarakhand , Tripura , West Bengal and Assam ) of Indian territory with neighbouring countries . At 
present about 2550MW ( Import: 1500MW and export: 1050 MW ) of Power is being exchanged with the neighbouring countries 
though cross border links and the same is likely to increase to about6950MW ( Import:4500MW and export : 2450MW ) by the end of 
2021- 22 


TECHNOLOG Y OPTIONS FOR TRANSMISSION SYSTEM 


Indian Power system has reached a unique stage of Development. Huge generation capacity addition with Phenomenal Growth of 
Private Sector Generation , commensurate expansion & strengthening of the associated Transmission & Distribution network , 
operation of multiple agencies (State Utilities , Central Utilities , and Private players ) in a deregulated environment, expansion of 
electricity market , integration of huge quantum of generation from renewable sources [ about 175GW by 2021 -22 ], operation as one 
synchwnous National Grid and cwss border interconnection have increased the complexity of Indian Power system manifold . In the 
absence of adequate energy storage devices & negligible addition in hydro generation , balancing the uncertainty /variability in 
generation from Renewable Sources in the total Installed Capacity has become a matter of concern for system operator to maintain 
safety & security ofthe grid . 
In such an environment, adoption of right technological option , optimum utilization of transmission assets & transmission line 
corridors , balancing the variability in generation from Renewable Sources, improving quality during erection and commissioning / 
execution of the transmission system , increasing reliability and availability of the system etc . would play important role in smooth 
operation ofpower system . 
Some ofthe technology options, which are considered to be beneficial for the overall development, smooth and trouble free operation 
of the power system , are : Gas Insulated Substation (GIS ) / Hybrid sub -station Digital Substation , Substation Automation System 
(SAS) with Process Bus , Steel Poles for Power transmission , Multi Circuit / Multi circuit & multi voltage transmission line towers , 
Compact towers with insulated cross arms for optimumuse of Right ofWay (RoW ), Extra High Voltage (EHV) XLPE Cable and Gas 
Insulated Lines ( 

GL) where overhead connection is not feasible , new generation High Temperature (HT) / High Temperature Low 
Sag (HTLS ) conductors for enhancement of power flow per meter of Right of Way (RoW ), Helicopter and UAV for route survey , 
erection and monitoring of transmission line , Optical Gmund Wire (OPGW ) based reliable Communication and protection system , 
Controlled Switching Device (CSD ),Non - Conventional Instrument Transformers (NCIT ), environmental friendly & bio -degradable 
Ester oil ( synthetic / Natural Easter ) for transformers , Phase Shifting Transformer (PST) or High Voltage Direct Current (HVDC) 
(Line- commutated converters (LCC ) based / Voltage Sourced Converters (VSC ) based ), Flexible AC Transmission System ( FACTS ) 
Devices , Fault Current Limiter / Series Reactor to limit the short circuit levels , Polymer based Insulation and Room Temperature 
Vulcanizing (RTV ) coating in polluted areas , Wide Area Measurement System (WAMS ) with Phasor Measurement Unit (PMU ) for 
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dynamic monitoring oftransmission network on real time basis , and Energy Storage Systems such as Pumped Storage Hydm Plants 
( PSHP ), Elecrochemical Energy Storage or Battery energy storage systems ( BESS ), Fuel cell, Super Conducting Magnetic Energy 
Storage (SMES) System , etc . for frequency regulation , energy time shift, backup power , load leveling, voltage support, grid 
stabilization to address intermittency of Renewable Energy (RE ) to a large extent. 


CHAPTER - 1 


INTRODUCTION 


1 .1 


NATIONAL ELECTRICITY PLAN 


As per Section 3 of the Electricity Act 2003 , Central Electricity Authority (CEA ) has been entrusted with the responsibility 
of preparing theNational Electricity Plan in accordance with the National Electricity Policy and notify such plan once in five 
years. 


1. 2 


NATIONAL ELECTRICITY PLAN – TRANSMISSION 


Transmission planning is a continuous process of identification of transmission system addition requirements , their timing 
and need . The transmission requirements could arise from 


(i ) 
( ii ) 


new generation additions in the system , 
increase in demand 


( iii) 


system strengthening that may become necessary to achieve reliability as per the planning criteria under change 
load generation scenario . 


These transmission addition requirements are identified , studied and firmed through the transmission planning process. 

TRANSMISSION SYSTEMS IN INDIA 


1.3 


The transmission systems that are in place in the country consist of Inter- State Transmission System ( ISTS ) and Intra State 
Transmission System ( Intra -STS ) . 


1 . 3 . 1 


Inter - State Transmission System (ISTS ) 


At present majority of ISTS is mainly owned and operated by Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID ) 
which is also Central Transmission Utility (CTU ). Most of the Inter -State Transmission System ( ISTS ) are being built 
thwugh Tariff Based Competitive Bidding ( TBCB ) process and many private sector entities now Built Own and Operate the 
ISTS elements . A number of IS TS schemes are owned by the private sector or joint venture ( JV ) between private sector and 
POWERGRID are under construction . The ISTS serves the following purpose : 

( i) Evacuation ofpower from Inter-State Generating Stations(ISGS) which have beneficiaries in more than one state. 
( ii ) Onwards transmission ofpower for delivery ofpower from inter-state generation stations up to the delivery point 

of the state grid . 
( iii ) Transfer of operational surplus es from surplus state (s) to deficit state (s ) or from surplus region (s) to deficit 

region (s) as needed under relevant regulation . 
Intra State Transmission System (Intra -STS ) 


1 .3 .2 


Intra -STS within the state are mainly owned and operated by the state transmission utilities of each state . The Intra -STS 
serves the following purpose: 
(i) Evacuation of power from the state s generating (both under state and private sector) stations having beneficiaries 

in that State . 


1 .4 


( ii ) Onwards transmission within the State from ISTS boundary up to the various substations ofthe state grid network . 

(iii ) Transmission with in the state grid for delivery of power to the load centres within the state . 
PROVISIONS OF THE ‘NATIONAL ELECTRICITY POLICY 
Some of transmission related provisions of the National Electricity Policy , which have implication with regard to the 
National Electricity Plan , are : 


(i) 


Adequate and timely investments and also efficient and coordinated action to develop a robust and integrated power 
system for the country . 


( ii ) 


Augmenting transmission capacity keeping in view the massive increase planned in generation and also for 
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( iii ) 


development ofpower market . 
While planning new generation capacities , requirement of associated transmission capacity would need to be worked 
out simultaneously in order to avoid mismatch between generation capacity and transmission facilities . The policy 
emphasizes the following to meet the above objective : 
• The Central Govem ment would facilitate the continued development of the National Grid for providing 

adequate infrastrucure for inter-state transmission of power and to ensure that underutilized generation capacity 
is facilitated to generate electricity for its transmission from surplus regions to deficit regions . 
The Central Transmission Utility (CTU ) and State Transmission Utility (STU ) have the key responsibility of 
network planning and development based on the National Electricity Plan in coordination with all concemed 
agencies as provided in the Act . The CTU is responsible for the national and regional transmission system 
planning and development. The STU is responsible for planning and development ofthe intra - state transmission 
system . The CTU would need to coordinate with the STUs for achievement of the shared objective of 
eliminating transmission constraints in cost effective manner . 
Network expansion should be planned and implemented keeping in view the anticipated transmission needs that 
would be incident on the system in the open access regime. Prior agreement with the beneficiaries would not be 
a pre - condition for network expansion . CTU /STU should undertake network expansion after identifying the 

requirements in consultation with stakeholders and taking up the execution after due regulatory approvals. 
• Structured information dissemination and disclosure procedures should be developed by the CTU and STUs to 

ensure that all stakeholders are aware of the status of generation and transmission projects and plans. These 
should form a part ofthe overall planning procedures . 


(iv ) 


Open access in transmission has been introduced to promote competition amongst the generating companies who can 
now sell power to different distribution licensees across the country . This should lead to availability of cheaper 
power . The Act mandates non -discriminatory open access in transmission . When open access to distribution 
networks is introduced by the respective State Commissions for enabling bulk consumers to buy directly from 
competing generators , competition in the market would increase the availability of cheaper and reliable power 
supply . The Regulatory Commissions need to provide facilitative framework for non - discriminatory open access. 
This requires load dispatch facilities with state- of- the art communication and data acquisition capability on a real 
time basis . While this is the case currently at the regional load dispatch centres, appropriate State Commissions must 
ensure that matching facilities with technology upgrades are provided at the State level , where necessary and realized 
not later than June 2006 . 
To facilitate orderly growth and development of the power sector and also for secure and reliable operation of the 
grid , adequate margins in transmission system should be created . The transmission capacity would be planned and 
built to cater to both the redundancy levels and margins keeping in view international standards and practices . A well 
planned and strong transmission system will ensure not only optimal utilization oftransmission capacities but also of 
generation facilities and would facilitate achieving ultimate objective of cost effective delivery ofpower. To facilitate 
cost effective transmission of power across the region , a national transmission tariff fra mework needs to be 
implemented by CERC . The tariff mechanism would be sensitive to distance , direction and related to quantum of 
flow . As far as possible , consistency needs to be maintained in transmission pricing framework in inter - State and 
intra - State systems . Further it should be ensured that the present network deficiencies do not result in unreasonable 
transmission loss compensation requirements. 


(v ) 


( vi) The necessary regulatory framework for providing non -discriminatory open access in transmission as mandated in 

the Electricity Act 2003 is essential for signalling efficient choice in locating generation capacity and for encouraging 
trading in electricity for optimum utilization of generation resources and consequently for reducing the cost of 

supply . 
(vii) Special mechanisms would be created to encourage private investment in transmission sector so that sufficient 

investments are made for achieving the objective of demand to be fully met by 2012 . 
PROVISIONS OF THE ‘ TARIFF POLICY 


1.5 


1.5.1 


In compliance with section 3 ofthe Electricity Ad 2003 , the Central Govemment notified the Tariff Policy on 6th January , 
2006 . Further amendments to the TariffPolicy were notified on 31 st March , 2008 , 20th January , 2011 and 8th July , 2011 . In 
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1 . 5 . 2 


exercise ofpowers conferred under section 3 (3 ) of Electricity Act , 2003 , the Central Government notifies the revised Tariff 
Policy to be effective from 28th January 2016 . Some of related provisions of the Tariff Policy , which provide objective in 
development oftransmission systems, are : 
Objective (Section 7 of Tariff Policy) 
→ The tariff policy , insofar as transmission is concerned, seeks to achieve the following objectives : 
i. Ensuring optimal development of the transmission network ahead of generation with adequate margin for 

reliability and to promote efficient utilization of generation and transmission assets in the country ; 


ii . Attracting the required investments in the transmission sector and providing adequate returns. 
Transmission pricing (Section 7.1 of Tariff Policy ) 


1 .5 .3 


A suitable transmission tariff fra mework for all inter- State transmission , including trans mission of electricity 
across the territory of an intervening State as well as conveyance within the State which is incidental to such 
interstate transmission , has been implemented with the objective of promoting effective utilization of all assets 
across the country and accelerated development ofnew transmission capacities that are required . 


The National Electricity Policy mandates that the national tariff framework implemented should be sensitive to 
distance , direction and related to quantum of power flow . This has been developed by CERC taking into 
consideration the advice ofthe CEA . Sharing oftransmission charges shall be done in accordance with such tariff 
mechanism as amended from time to time. 


iii . 


iv . 


Transmission charges, under this framework , can be determined on MW per cirait kilometer basis , zonal postage 
stamp basis , or some other pragmatic variant , the ultimate objective being to get the transmission system users to 
share the total transmission cost in proportion to their respective utilization of the transmission system . The 
‘ utilization factor should duly capture the advantage of reliability reaped by all. The spread between minimum 
and maximu m transmission rates should be such as not to inhibit planned development/augmentation of the 
transmission system but should discourage non -optimal transmission investment. 
In view ofthe approach laid down by the NEP , prior agreement with the beneficiaries would not be a precondition 
for network expansion . CTU /STU should undertake network expansion after identifying the requirements in 
consonance with the National Electricity Plan and in consultation with stakeholders and taking up the execution 
after due regulatory approvals . For smooth operation of the grid , efforts should be made to develop transmission 
system ahead of generation . 
The Central Commission has specified norms for capital and operating costs and laid down Standards of 
Performance for inter - State transmission licensees . Tariff determination and adherence to Standards of 
Performance shall be carried out in accordance with these norms , as amended from time to time . 
Investment by transmission developer induding CTU /STUs would be invited through competitive bids in 
accordance with the guidelines issued by the CentralGovernment from time to time. 
While all future inter -state transmission projects shall , ordinarily , be developed thwugh competitive bidding 
process , the Central Government may give exemption from competitive bidding for (a ) specific category of 
projects of strategic importance, technical upgradation etc . or ( b ) works required to be done to cater to an urgent 
situation on a case to case basis. 
CERC has specified Regulation on framework for the inter -State transmission . A similar appwach should be 
implemented by SERCs for the intra - State transmission , duly considering factors like voltage, distance , direction 
and quantumofflow . 


vi. 


vii . 


viii . 


1 .6 


PROVISIONS IN CERC REGULATIONS 


In accordance with the Act, the central commission has issued regulations which entitle distribution licensees , generators , electricity 
traders and permitted open access customers to seek access to the inter-state transmission system . As per the present regulations access 
to the transmission system can be sought on short , medium or long term basis . The Central Transmission Utility (CTU ) is the nodal 
agency for providing medium term ( for a period equal to or exceeding 3 months but not exceeding 5 years ) and long term (period 
exceeding 7 years ) access that are typically required by a generating station or a trader on its behalf . The Long Term Access (LTA ) is 
to be granted through the transmission planning route . The nodal agency for grant of short term open access ( for a period less than 3 
months ) is the Regional Load Dispatch Centre. The nodal agency for providing transmission access to the power exchanges is the 
National Load Dispatch Centre . The Medium Term Open Access (MTOA ) and Short Term Open Access (STOA ) are to be granted 
using margins in the system and as such no additional transmission envisaged for this purpose as per the regulation . 
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CHAPTER - 2 
GROWTH OF TRANSMISSION SYSTEM IN INDIA 


2 . 1 


GROWTH OF TRANSMISSION SYSTEMS IN INDIA 


2 . 1 . 1 


Formation of State Grids for integrated planning 


At the time of independence ,power systems in the country were essentially isolated systems developed in and around urban 
and industrial areas. The installed generating capacity in the country was only about 1300 MW and the power system 
consisted ofs mall generating stations feeding power radially to load centres . The highest transmission voltage was 132 kV. 
The voltage level of state-sector network grew from 132 kV level during the 50s and 60s to 220 kV during 60s and 70s. 
Subsequently , 400kV network was also developed in many states (Utter Pradesh , Maharashtra ,Madhya Pradesh , Gujarat , 
Orissa , Andhra Pradesh and Karnataka) for bulk power transfer over long distances . With the development of state grids in 
most states ofthe country , the stage was set for development of regional grids. 


2 . 1 . 2 


Concept of Regional Planning and Integration of State Grids 


During the 3 Five Year Plan , the concept of Regional planning in Power Sector was introduced . Accordingly , for the 
purposes ofpower system planning and development, the country was demarcated into five Regions viz .Northem , Westem , 
Southem , Eastem and North -Eastern . In 1964 , the Regional Electricity Boards were established in each ofthe Regions ofthe 
country for facilitating integrated operation of State Systems in the Region and encouraging exchange of power among the 
States . To encourage the States to build transmission infrastructure for exchange of such power, inter -State lines were treated 
as ‘ centrally spons ored and the States were provided interest free loans outside the State Plan . 55 nos . of inter-State lines 
were constructed under the programme of which 13 lines were connecting States located in different Regions and this 
created the initial set of inter - Regional links. These lines facilitated exchange of power in radial mode among the various 
Regions. 


2 .1 .3 


Evolution of Regional Grids 


Till 1975 the development of transmission was essentially by the State Electricity Boards/ Electricity Departments in the 
States and Union Territories . In 1975 , to supplement the efforts of the states in increasing generation capacities , Central 
Sector generation utilities viz . National Hydroelectric Power Corporation (NHPC ) and National Thermal Power Corporation 
(NTPC) were created . These corporations established large generating station for the benefit of States in a region . These 
corporations also undertook development ofassociated transmission lines , for evacuation of power and delivery of power to 
the beneficiary States transcending state boundaries . This gave a fillip to the formation ofRegional Grid Systems and by the 
end of 1980s, strong regional networks came into existence . 
Development of inter- regional links 


2 . 1 . 4 


In 1989 , transmission wings of Central generating companies were separated to set up Power Grid Corporation of India 
(POWERGRID ) to give thrust to implementation of transmission system associated with Central generating stations and 
inter-Regional transmission programme based on perspective planning done by CEA . Till then , the generation and 
transmission systems in the country were planned and developed on the basis of regional self-sufficiency and the initial set 
of inter - regional links developed under the Centrally sponsored programme for building inter-state infrastructure of State 
utilities ,was utilized to facilitate exchange ofoperational surplus es among the various Regions in a limited manner because 
the Regional Grids operated independently and had different operating frequencies and the power exchanges on these inter 
regional links could take place only in radialmode . 


2 .2 


DEVELOPMENT OF NATIONAL GRID 


The National Grid consists of the transmission system for evacuation of power from generating stations, the inter -regional 
links , Inter State transmission system and Intra -State transmission ofthe STUs. Thus , development of national grid has been 
an evolutionary process. The National Grid is a large, meshed synchronous transmission grid where all the regional and State 
grids in them are electrically connected and operate atsingle frequency. 
Asynchronous Interconnections between Regional Grids 


2 . 2 . 1 


Considering the operational regime of the various Regional Grids, it was decided around 1990s to establish initially 
asynchronous connection between the Regional Grids to enable them to exchange large regulated quantum of power . 
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Accordingly , a 500 MW asynchronous HVDC back - to -back link between the Northern Region and the Western Region at 
Vindhyachal was established . Subsequently , similar links between Westem Region and Southern Region ( 1000 MW 
capacity at Bhadrawati ) and between Eastem Region and Southem Region ( 500 MW capacity at Gazuwaka) and between 
Eastern Region and Northem Region (500 MW capacity at Sasaram ),were established . The capacity of Gazuwaka link 
between Eastern Region and Southern Region has been increased to 1000 MW . 


2 . 2 . 2 


Synchronization of RegionalGrids 


In 1992 the Eastem Region and the North -Eastem Region were synchronously interconnected thwugh the Birpara - Salakati 
220kV double circuit transmission line and subsequently by the 400 kV D /C Bongaigaon -Malda line . Westem Region was 
interconnected to ER -NER system synchinously through 400kV Rourkela- Raipur D / C line in 2003 and thus the Central 
India system consisting of ER -NER -WR came in to operation . In 2006 with commissioning of Muzaffarpur-Gorakhpur 
400KV D /C line , the Northern Region also got interconnected to this system making an upper India system having the NR 
WR- ER -NER system . In 2007 NR was also synchronously interconnected with WR through Agra-Gwalior 765kV S /C line -1 
(Charged at 400kV level ) leading to formation ofNEW grid . The southern grid was synchronised with rest of all- India grid 
i.e . NEW grid in December, 2013 thwugh Raichur- Solapur 765 kV S/ C line, thus leading to formation of one synchwnous 
NationalGrid (one Grid - one Nation - one frequency ). 
2 .2 .3 All India Planning and Evolution of Integrated NationalGrid 


Since the advent ofthe current century , the focus of planning the generation and the transmission system in the country has 
shifted from the orientation of regional self- sufficiency to the concept ofoptimum utilization ofresources on all - India basis . 
Generation planning studies carried out by CEA had indicated that the capacity addition planned on all - In di a basis is less 
than that planned on regional basis. Further , a sting all - India integrated national grid enables hamessing of unevenly 
distributed generation resources in the country .Recognizing the need for development ofNational grid , thrust was given to 
enhance the capacity ofinter -regional links in a phased manner. Total inter -regional transmission capacity by the end of 9th 
Plan was 5750 MW . During 10th Plan i.e. 2002 -07 , a total of 8300 MW ofinter -regional capacities were added . In this effort , 
major achievements were - addition of Talcher -Kolar HVDC Bipole , second module ofHVDC back to back system between 
SR and ER at Gazuwaka , HVDC back -to-back system between NR and ER at Sasaram , synchwnous inter - connection of 
NER /ER grid with WR grid by Rourkela- Raipur 400kV D /C line , synchronous inter-connection ofNER - ER -WR grid with 
NR grid by Muzaffarpur-Gorakhpur 400kV D /C (quad ) line and subsequently , one circuit of Patna- Balia 400kV D /C (quad ) 
line and Agra -Gwalior 765kV transmission line. Total inter- regional transmission capacity by the end of 10th Plan was 14050 
MW and increased to 27750 MW by the end of 11th Plan . This capacity increased to 75,050 MW by the end of 12th Plan . 
(2012 -2017 ). Details ofinter- regional links that have been implemented during 12th Plan period are given in Chapter- 6 , and 
those under-construction / planned for period 2017 - 22 are given in Chapter - 7 . 


2 .3 


GROWTH OF TRANSMISSION SYSTEM IN PHYSICAL TERMS 


There has been a consistent expansion in the transmission network and increase in transformation capacity in India . This 
increase is in consonance with increase in generation and demand of electricity in the country . The increase in the 
transmission lines of 220kV and above voltage levels , in terms of circuit kilometres , have been wughly 7 times in last 30 
years and that for substation capacity is more than 15 times in the same period . There has been more increase in the 
transmission system at higher voltage levels . This aspect of growth in transmission system highlights requirements of 
transmission network to carry bulk power over longer distances and at the same time optimize right of way , minimize losses 
and improve grid reliability . 


2 . 3 . 1 


Growth in transmission lines 


Cumulative gwwth in trans mission lines , of 220kV and above voltage levels , since end of 6th five-year plan ( i.e. March 
1985 ) to 12th Five Year Plan ( 2012 - 2017 ) is depicted below : 


Growth of Transmission Lines at the end of each Plan (All figs in Ckm ) : 
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Growth of Transmission Lines ( ckm ) at the end of each plan 
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2 . 3 . 2 


Growth of Substations 


Cumulative gwwth in transformation capacity of substations and HVDC terminals , of220kV and above voltage levels , since 
end of6th five -year plan (i. e. March 1985 to 12th Five Year Plan (2012- 2017 ) is depicted below : 


Growth of Substations (MVA / MW ) at the end of each Plan : 
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2 .4 


LANDMARK EVENTS FOR TRANSMISSION SECTOR 


Development of the transmission network has been done in tandem with gowth in generation capacity . The growth in 
transmission system is characterized by the physical growth in transmission network as well as introduction of higher 
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transmission voltages and new technologies for bulk power transmission . Landmark events ofthis growth are : 


1948 


Electricity (Supply ) Ad 1948 . The Act provided for establishment of the Central Electricity Authority 
( CEA ) and the State Electricity Boards 


1950 -60 


Growth of State Grids and introduction of220kV voltage level 


1964 


Constitution of Regional Electricity Boards 


1965 - 73 Interconnecting State Grids to form Regional Grid systems 
1977 

Introduction of400kV voltage level 


1980 - 88 


Growth ofRegional Grid Systems as associated transmission system with Central Sector generation 
HVDC back - to -back System 


1989 


1990 


Introduction ofHVDC bi -pole line 


1992 


Synchronous inter -connection of ER and NER 


1999 


Transmission planning re -oriented towards all- India system 
Introduction of 765kV transmission line (initially charged at 400kV) 


2000 


2003 


- Electricity Act 2003 


- ABT with real time settlement mechanism implemented in all the five electrical regions creating the 

basic infrastructure for the operation of an electricity market. 


- Synchronous inter -connection ofWR with ER -NER system 


- Bulk inter- regional HVDC transmission system ( Talcher – Kolar HVDC link ) 


2004 


Open access in transmission 


2006 


Synchronous inter- connection ofNR with ER -NER - WR system ( formation ofNEW Grid ) 


2007 


765kV operation of Sipat Substation 


2007 


765kV operation of 765kV transmission lines 


2010 


Notification of POSOCO – for operation ofRLDCs/NLDC as a separate organization from CTU 


2011 


Implementation of point-of-connection based method for sharing transmission charges and losses all 
across the country. 


2013 


Synchronous inter -connection ofSR and NEW Grid 


2016 - 17 


Interconnection between India and Bangladesh (500 MW as ynchpnous HVDC back -to back link at 
Bheramara , Bangladesh and 400 kV D / c transmission line between at Baharampur in India and 
Bheramara in Bangladesh .) 


2016 - 17 


Interconnection between India and Mynmaar 


2016 - 17 


NER directly connected with NR. The longest 6000 MW HVDC line (+ ) 800kV) from Bishwanath 
Chariali in NER to Agra in NR for dispersal ofpower from NER to NR /WR 


CHAPTER - 3 


TRANSMISSION PLANNING PHILOSOPHY AND DEVELOPMENT PROCESS 


3.1 


TRANSMISSION PLANNING PHILOSOPHY 


3 .1. 1 Transmission planning philosophy in India has evolved over last few decades keeping pace with developments and needs ofthe 

electricity sector. The transmission planning has been aligned with the Electricity Act 2003,National electricity policy , tariff 
policy , regulations and market orientation of the electricity sector. The objectives, approach and criteria for transmission 
planning , which evolved in time ,take care ofuncertainties in load growth and generation capacity addition while optimizing 
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investment in transmission on long term basis. These objectives , approach and criteria are kept in view while planning 
transmission addition requirements to meet targets for adequacy , security and reliability . Transmission plan is firmed up 
thwugh system studies/ analysis considering various technological options and the transmission planning philosophy . The 
Transmission system in India is planned considering the planning philosophy and guidelines given in “ Manual on 
Transmission Planning Criteria” January , 2013 of Central Electricity Authority . 
TRANSMISSION DEVELOPMENT PROCESS 
Coordinated planning and Standing Committees for Power System Planning (SCPSP ) 


3. 2 


3 .2 . 1 


Optimum development of transmission system growth plan requires coordinated planning of the inter State and intra -State 
grid systems. In respect ofdevelopment of IS TS , the focus mainly is the interface of ISTS and State grid at draw al point of 
the State and the ability of ISTS to deliver this power and provide additional reliability to the State grid . In respect of 
development of Intra - STS , the focus is to enhance ability of State grid to transmit power drawn from IS TS and its own 
generat ing stations up to its load centres. The process of integrated planning is being coordinated by the Central Electricity 
Authority as part ofits functions and duties under Section 73(a ) ofthe Electricity act 2003 . 


IL PUW UIUIU VIT UI 


To fulfil this objective and carry out integrated planning through coordination and consultation with transmission utilities 
and other stakeholders , CEA has constituted Regional Standing Committees for Power System Planning (SCP SP ) to firmup 
transmission addition proposals . These Standing Committees for Power System Planning have representation ofCEA , CTU , 
STUs of the constituent States, Regional Power Committee (RPC) of the concerned region and representatives of Central 
Sector Generating Companies in the region . The inter -state transmission system developed either for evacuation of the 
generation or for system improvement is discussed in the SCP SP of respective region (s ). Transmission addition requirements 
arising out of Long Term Access (LTA ) applications are also discussed and firmed up by the SCP SP in the presence ofthe 
applicants. Combined meeting of all the regions is held to discuss common issues . 


3 . 2 . 2 


Formulation of transmission schemes 
Planning of the transmission system for a particular timefra me takes into account the plans formulated by CEA and the 
generation projects being taken up for execution in that timeframe . The transmission system requirement covers the power 
evacuation system from the generation projects and system strengthening ofthe network for meeting the load growth in that 
time frame. The transmission systemis evolved keeping in view the overall optimization on a National level . In this process 
the total investment in transmission including the inter -state as well as intra -state system is optimized . Based on the 
perspective plan developed by CEA and depending upon as to which generations are likely to be available during thenext 2 
3 years and taking into account the load gw wth in particular areas, CTU or STUs have to prioritize , review (ifrequired ) and 
take up their transmission system expansion programme for implementation . 


3.2 . 3 


Implementation of transmission schemes (ISTS ) 


In respect ofISTS , after firming up ofthe transmission proposals in the SCP SP and considering schedule ofcommissioning 
of associated generating station , CTU and CEA take up the proposal to the Empowered Committee for consideration of its 
implementation . As recommended by the Empowered committee and after consideration by the Govem ment of India , the 
transmission schemes are implemented either through the Tariff Based Competitive Bidding ( TBCB) process or under cost 
plus mechanism with Regulated Tariff Mechanism (RTM ) by POWERGRID as the CTU in accordance with provisions of 
the Tariff Policy . 


3 .2 .4 


Intra state transmission system planning and development 


The intra- state transmission system ( Intra - STS ) is to be developed by the State utilities . Their network planning , scheme 
formulation and the programme of intra - state transmission development have to take into account the transmission system 
requirements for evacuation of power from state sector and private sector generation projects for intra -state benefit , 
absorption of power made available through ISTS , meeting the load growth in different areas of the State and improve the 
reliability oftheir system . For a coordinated development process aiming at perspective optimization in meeting the growth 
targets, it would be appropriate that the State Transmission Utilities prepare their State Electricity Plans taking advantage of 
development plans for regional grid system and focusing on the specific requirements ofthe concerned State . 


3 . 3 


TRANSMISSION PLANNING CRITERIA 
Manual on transmission planning criteria was first brought out by CEA in 1985 setting the planning philosophy ofregional 
selfsufficiency . The manual was revised in 1994 taking into account the experience gained on EHV systems . Technological 
advancements and institutional changes during last ten years have necessitated review of Transmission Planning Criteria . 
The regional electrical grids of Northem , Southern , Westem , Eastern and North -Eastern regions have been synchronously 
interconnected to form one of the largest electrical grids in the world . The country has moved from the concept of regional 
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self-sufficiency to bulk inter -regional transfer of power through high capacity AC and HVDC corridors forming an all - India 
National Grid . 


The Electricity Act , 2003 has bwught profound changes in electricity supply industry of India leading to unbundling of 
vertically integrated State Electricity Boards, implementation ofOpen Access in power transmission and liberalisation of 
generation sector. The phenomenal growth of private sector generation and the creation of open market for electricity have 
brought its own uncertainties .Large numbers of generation projects are coming up with no knowledge of firm beneficiaries. 
The situation is compounded by uncertainty in generation capacity addition , commissioning schedules and fuel availability . 
All these factors have made transmission planning a challenging task . Adequate flexibility may be built in the transmission 
systemplan to cater to such uncertainties , to the extent possible . However , given the uncertainties , the possibility of stranded 
assets or congestion cannot be entirely ruled out. 
In the creation of very large interconnected grid , there can be unpredictable power flows leading to overloading of 
transmission lines due to imbalance in load -generation balance in different pockets of the grid in real time operation . 
Reliable transmission planning is basically a trade-off between the cost and the risk involved . There are no widely adopted 
uniform guidelines which determine the criteria for transmission planning vis -à- vis acceptable degree of adequacy and 
security . Practices in this regard vary from country to country . The common theme in the various approaches is " acceptable 
system performance ". 


However, the grid incidents of July 2012 have underlined the importance of grid security . As the grid gw ws in size and 
complexity , grid security has to be enhanced because the consequences of failure of a large grid are severe. The transmission 
planning criteria has been reviewed accordingly . The transmission planning criteria has also considered large scale 
integration ofrenewable energy sources . 


3 . 3 . 1 


Scope 


(i) 


The Central Electricity Authority is responsible for preparation ofperspective generation and transmission plans and 
for coordinating the activities ofplanning agencies as provided under Section 73 (a ) ofthe Electricity Act 2003 . The 
Central Transmission Utility (CTU ) is responsible for development of an efficient and coordinated inter -state 
transmission system (ISTS ). Si milarly , the State Transmission Utility (STU ) is responsible for development of an 
efficient and coordinated intra - state transmission system ( Intra - STS ). The ISTS and Intra -STS are interconnected and 
together constitute the electricity grid . It is therefore imperative that there should be a uniform approach to 
transmission planning for developing a reliable transmission system . 


( ii) 


The planning criteria detailed herein are primarily meant for planning of Inter -State Transmission System ( ISTS ) 
down to 132kV level and Intra- State Transmission System ( Intra -STS ) down to 66k V level, including the dedicated 
transmission lines . 


( iii ) The manual covers the planning philosophy , the information required from various entities , permissible limits , 

reliability criteria , broad scope of system studies , modeling and analysis , and gives guidelines for transmission 

planning. 
Applicability 
(i ) These planning criteria shall be applicable from the date it is issued by Central Electricity Authority i.e. 1st February 

2013 . 


3 . 3 . 2 


(ii ) These criteria shall be used for all new transmission systems planned after the above date . 


( iii ) The existing and already planned transmission systems may be reviewed with respect to the provisions of these 

planning criteria . Wherever required and possible , additional system may be planned to strengthen the system . Till 
implementation ofthe additional system , suitable defence mechanisms may have to be put into place . 


3.3.3 


Planning philosophy and generalguidelines 


The transmission system forms a vital link in the electricity supply chain . Transmission system provides ‘service 
of inter- connection between the source (generator) and consumption (load centers ) of electricity . In the Indian 
context, the transmission system has been broadly categorised as Inter - State Transmission System ( ISTS ) and Intra 
State Transmission system ( Intra -STS ). The ISTS is the top layer of national grid below which lies the Intra -STS . 
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The smooth operation ofpower system gets adversely affected on account of any ofthese systems. Therefore, the 
criteria prescribed here are intended to be followed for planning ofboth ISTS and Intra - STS . 


The transmission system is generally augmented to cater to the long term requirements posed by eligible entities , 
for example , for increase in power demand , generation capacity addition etc . Further, system may also be 
augmented considering the feedback regarding operational constraints and feedback from drawing entities. 


(iii) 


The long term applicants seeking transmission service are expected to pose their end - to - end requirements well in 
advance to the CTU /STUS so as to make -available the requisite transmission capacity , and minimise situations of 
congestion and stranded as sets . 


(iv) 


The transmission austomers as well as utilities shall give their transmission requirement well in advance 
considering time required for implementation of the transmission assets . The transmission customers are also 
required to provide a reasonablebasis for their transmission requirementsuch as - size and completion schedule of 
their generation facility, demand based on EPS and their commitment to bear transmission service charges . 


(v) 


Planning of transmission system for evacuation of power from hydro projects shall be done river basin wise 
considering the identified generation projects and their power potential. 


(vi ) 


In case of highly constrained areas like congested urban / semi-urban area , very difficult terrain etc ., the 
transmission corridor may be planned by taking long term perspective of optimizing the right-of-way and cost . 
This may be done by adopting higher voltage levels for final system and operating one level below in the initial 
stage , or by using multi -circuit towers for stringing ciraits in the future , or using new technology such as HVDC , 
GIS etc . 
In line with Section 39 of the Electricity Act, the STU shall act as the nodal agency for Intra -STS planning in 
coordination with distribution licensees and intra - state generators connected/ to be connected in the STU grid . The 
STU shall be the single point contact for the purpose of ISTS planning and shall be responsible on behalfofall the 
intra -State entities, for evacuation of power from their State s generating stations, meeting requirements of 
DISCOMS and drawing power from ISTS commensurate with the ISTS plan . 


(vii ) 


( viii ) Normally , the various intra -State entities shall be supplied power though the intra - state network . Only under 

exceptional circumstances , the load serving intra -State entity may be allowed direct inter - connection with ISTS on 
recommendation of STU provided that such an entity would continue as intra-State entity for the purpose of all 
jurisdictional matters including energy accounting . Under such situation , this direct interconnection may also be 
used by other intra -State entity ( s). 


( ix) 


Further, State Transmission Utilities (STUs) shall coordinate with urban planning agencies , Special Economic 
Zone (SEZ) developers, industrial developers etc . to keep adequate provision for transmission corridor and land for 
new substations for their long term requirements . 


The system parameters and loading ofsystem elements shall remain with in prescribed limits . The adequacy ofthe 
transmission system should be tested for different feasible load -generation scenarios as prescribed in the Planning 
criteria Manual . 


( xi ) 


The system shall be planned to operate within permissible limits both under normal as well as after more probable 
credible contingency ( ies ) as detailed in subsequent paragraphs of this manual . However , the system may 
experience extreme contingencies which are rare , and the system may not be planned for such rare contingencies . 
To ensure security of the grid , the extreme/ rare but credible contingencies should be identified from time to time 
and suitable defence mechanism , such as - load shedding , generation rescheduling , islanding, system protection 
schemes , etc .may be worked out to mitigate their adverse impact. 


( xii ) 


The following options may be considered for strengthening ofthe transmission network . The choice shallbe based 
on cost , reliability , right-of-way requirements , transmission losses , down time (in case of up -gradation and re 
conductoring options) etc . 


- 


Addition of new transmission lines / substations to avoid overloading of existing system including adoption 
of next higher voltage . 
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Application of Series Capacitors , FACTS devices and phase -shifting transformers in existing and new 
transmission systems to increase power transfer capability . 
Up-gradation ofthe existing AC transmission lines to higher voltage us ing same right-of-way . 
Re- conductoring ofthe existing AC transmission line with higher ampacity conductors . 
Use ofmulti-voltage level and multi - circuit transmission lines. 
Use ofnarrow base towers and pole type towers in semi-urban / urban areas keeping in view cost and right 
of-way optimization . 

Use ofHVDC transmission , both conventional as well as voltage source convertor ( VSC ) based . 

- Use ofGIS / Hybrid switchgear (for urban , coastal, polluted areas etc ) 
( xiii ) Critical loads such as - railways, metro rail, airports , refineries , underground mines , steel plants , smelter plants , 

etc . shall plan their interconnection with the grid , with 100 % redundancy and as far as possible from two different 

sources ofsupply , in coordination with the concerned STU . 
( xiv ) The planned transmission capacity would be finite and there are bound to be congestions if large quantum of 

electricity is sought to be transmitted in direction not previously planned . 


( xV ) 


Appropriate communication system for the new sub -stations and generating stations may be planned by 
CTU /STUS and implemented by CTU /STUs/ generation developers so that the same is ready at the time of 
commissioning. 


3 . 3 .4 


Criteria for steady -state and transient-state behaviour 


General Principles: The system shall be planned to operate with in permissible limits both under normal as well as after 
more probable credible contingency (ies ) ( N -O , N - 1, N -1 - 1 ). To ensure searity of the grid , the extreme / rare but credible 
contingencies should be identified from time to time and suitable defense mechanism , such as - load shedding , generation 
rescheduling , islanding, system protection schemes , etc . may be worked out to mitigate their adverse impact. 


( ii) 


Permissible normal and emergency limits : Normal thermal ratings and normal voltage ratings voltage limits represent 
equipment limits that can be sustained on continuous basis and Emergency thermal ratings and emergency voltage limits 
represent equipment limits that can be tolerated for a relatively short time (one hour to two hour depending on design ofthe 
equipment). The normal and emergency ratings to be used in this context are given below : 


a ) Thermal limits : The loading limit for a transmission line shall be its thermal loading limit. The thermal loading limit ofa 
line is determined by design parameters based on ambient temperature ,maximum permissible conductor temperature, wind 
speed , solar radiation , absorption coefficient, emissivity coefficient etc . The maximum permissible thermal line loadings 
for different types of line configurations, employing various types of conductors , are given in Manual on transmission 
planning criteria . 


• Design oftransmission lines with various types of conductors should bebased on maximu moperating temperature 

of conductor, right-of-way optimization, losses in the line, cost and reliability considerations etc . 


• 


The loading limit for an inter- connecting transformer ( ICT) shall be its name plate rating. However, during 
planning,a margin of 10 % may be kept for unpredictable power flow . 


• The emergency thermal limits for the purpose of planning shall be 110 % ofthe normal thermal limits . 
b ) Voltage limits : The steady - state voltagelimits are given below .However , at the planning stage a margin of (+-)2 % may 
be kept in the voltage limits . 


Nominal 

765 
400 
230 
220 
132 
110 
66 


Voltages (k Vrms) 
Normal rating 
Maximum 

Minimum 
800 

728 
420 

380 
245 

207 
245 

198 
145 

122 
123 

99 
72 .5 

60 


Emergency rating 
Maximum 

Minimum 
800 

713 
420 

372 
245 

202 
245 
145 

119 
123 

97 
72 . 5 


194 


59 
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Temporary over voltage limits due to sudden load rejection : 


i) 800kV system 1 .4 p .u . peak phase to neutral ( 653kV = 1 p .u . ) 
ii ) 420kV system 1 .5 p .u . peak phase to neutral ( 343kV = 1 p . u . ) 
iii) 245kV system 1.8 p .u . peak phase to neutral ( 200 kV = 1 p.u .) 
iv ) 145kV system 1 .8 p .u . peak phase to neutral ( 118 kV = 1 p .u . ) 
v ) 123kV system 1 .8 p .u . peak phase to neutral ( 100kV = 1 p .u . ) 
vi) 72 . 5kV system 1 .9 p .u . peak phase to neutral ( 59 kV = 1 p . u . ) 
Switching over voltage limits 


i) 


800kV system 1.9 p .u . peak phase to neutral ( 653 kV = 1 p.u . ) 


ii ) 


420kV system 2 .5 p .u . peak phase to neutral ( 343 kV = 1 p .u . ) 


(iii ) Reliability criteria 


Criteria for system with no contingency ( N - 0 ) 


a ) 


The system shall be tested for all the load - generation scenarios as prescribed in manual. 


b ) For the planning purpose all the equipment shall remain with in their normal thermal loadings and voltage ratings. 


c ) 


The angular separation between adjacent buses shall not exceed 30 degree . 

Criteria for single contingency (ʻN - 1 ) 


Steady - state : 


a ) 


All the equipments in the transmission system shall remain with in their normal thermal and voltage ratings after a 
disturbance involving loss of any one of the following elements ( called single contingency or ‘ N - 1 condition ), but 
without load shedding / rescheduling of generation : 

Outage ofa 132kVor 110kV / 220kV or 230kV / 400KV / 765kV S/C , 


Outage of a 400kV single circuit with fixed series capacitor(FSC ), 


Outage ofan Inter - Connecting Transformer ( ICT), 
Outage ofone pole ofHVDC bipole . 


- 


b ) 


The angular separation between adjacent buses under (‘N - 1 ) conditions shall not exceed 30 degree . 


Transient -state : 


Usually , perturbation causes a transient that is oscillatory in nature , but if the system is stable the oscillations will be 
damped . The transmission system shall be stable after it is subjected to one of the following disturbances : 


a ) 


The system shall be able to survive a permanent three phase to ground fault on a 765kV line close to thebus to be 
cleared in 100 ms. 
The system shall be able to survive a permanent single phase to ground fault on a 765kV line close to the bus. 
Accordingly, single pole opening (100 ms) of the faulted phase and unsuccessful re-closure (dead time 1 second ) 
followed by 3 - pole opening ( 100 ms) ofthe faulted line shall be considered . 
The system shall be able to survive a permanent three phase to ground fault on a 400kV line close to the bus to be 
cleared in 100 ms . 
The system shall be able to survive a permanent single phase to ground fault on a 400kV line close to the bus. 
Accordingly , single pole opening (100 ms) of the faulted phase and unsuccessful re -closure (dead time 1 second ) 
followed by 3 -pole opening ( 100 ms ) of the faulted line shallbe considered . 
In case of 220kV / 132 kV networks , the system shall be able to survive a permanent three phase fault on one 
circuit, close to a bus, with a fault clearing time of 160 ms (8 cycles ) assuming 3 - pole opening . 
The system shall be able to survive a fault in HVDC convertor station , resulting in permanent outage of one ofthe 
poles ofHVDC Bipole . 
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g ) 


Contingency of loss of generation : The system shall remain stable under the contingency of outage ofsingle 
largest generating unit or a critical generating unit ( choice of candidate critical generating unit is left to the 
transmission planner ). 
Criteria for second contingency ( N - 1- 1 ) 


(A ) Under the scenario where a contingency N - 1 has already happened , the system may be subjected to one of the 
following subsequent contingencies (called “ N - 1 - 1 condition ): 


The system shall be able to survive a temporary single phase to gmund fault on a 765kV line close to the bus. 
Accordingly, single pole opening ( 100 ms) of the faulted phase and successful re - closure (dead time 1 second ) 
shall be considered . 


b ) 


The system shall be able to survive a permanent single phase to ground fault on a 400kV line close to the bus. 
Accordingly , single pole opening ( 100 ms ) ofthe faulted phase and unsuccessful re - closure (dead time 1 second ) 
followed by 3 - pole opening ( 100 ms ) ofthe faulted line shallbe considered . 


In case of 220kV / 132kV networks , the system shall be able to survive a permanent three phase fault on one 
circuit , close to a bus, with a fault clearing time of 160 ms (8 cycles ) assuming 3 - pole opening . 


In the ‘N - 1 - 1 contingency condition as stated above, if there is a temporary fault , the system shall not loose the 
second element after clearing of fault but shall successfully survive the disturbance . 


In case of permanent fault , the system shall loose the second element as a result offault clearing and thereafter, shall 
asymptotically reach to a new steady state with out losing synchinism . In this new state the system parameters (i.e. 
voltages and line loadings) shall not exceed emergency limits , however, there may be requirement ofload shedding / 
rescheduling of generation so as to bring system parameters within normal limits. 


Criteria for generation radially connected with the grid 


For the transmission system connecting generators or a group of generators radially with the grid , the following criteria 
shall apply : 


The radial system shall meet ‘ N - 1 reliability as stated above . 


For subsequent contingency i.e. “ N -1 - l’ described above only temporary fault shall be considered for the radial 
system . 


If the ‘ N - 1 -1 contingency is of permanent nature or any disturbance contingency causes disconnection of such 
generator/ gwup ofgenerators from the main grid , the remaining main grid shall asymptotically reach to a new steady 
state without losing synchinism after loss of generation . In this new state the system parameters shall not exceed 
emergency limits, however, there may be requirement of load shedding / rescheduling of generation so as to bring 
system parameters within normal limits . 


3 . 3 .5 


Other Important guidelines and Planning criteria 


(i) 


Reactive power compensation Requirement of reactive power compensation like shunt capacitors, shunt 
reactors ( bus reactors or line reactors ) , static VAr compensators , fixed series capacitor, variable series 
capacitor ( thyristor controlled ) or other FACTS devices shall be assessed through appropriate studies . 


(a ) Shunt capacitors : Reactive Compensation shall be provided as far as possible in the low voltage systems with a view to 
meet the reactive power requirements ofload close to the load points , thereby avoiding the need for VAr transfer from high 
voltage system to the low voltage system . In the cases where network below 132kV /220 kV voltage level is not represented 
in the system planning studies , the shunt capacitors required for meeting the reactive power requirements of loads shall be 
provided at the 132kV/ 220kV buses for simulation purpose . 


It shall be the responsibility ofthe respective utility to bring the load power factor as close to unity as possible by providing 
shunt capacitors at apprpriate places in their system . Reactive power flow through 400/220kV or 400/132kV or 220/ 132( or 
66 ) kV ICTs , shall be mini mal. Wherever voltage on HV side of such an ICT is less than 0975 pu no reactive power shall 
flow down thwugh the ICT. Similarly , wherever voltage on HV side of the ICT is more than 1 .025 pu no reactive power 
shall flow up through the ICT. These criteria shall apply under the ‘ N -O conditions. 
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(b )Shunt reactors : Switchable bus reactors shall be provided at EHV substations for controlling voltages within the limits 
without resorting to switching -off of lines. The bus reactors may also be provided at generation switchyards to supplement 
reactive capability of generators . The size ofreactors should be such that under steady state condition , switching on and off 
of the reactors shall not cause a voltage change exceeding 5 % . The standard sizes (MVAr) ofreactors are: 


Voltage Level 


Standard sizes of reactors ( in MVAr) 


400kV (3-ph units ) 


50 ,63 ,80 and 125 ( rated at 420kV ) 


765kV (1-ph units ) 


80 and 110 


( rated at 800kV ) 


Fixed line reactors may be provided to control power frequency temporary over -voltage ( TOV ) after all voltage regulation 
action has taken place within the limits under all probable operating conditions. Line reactors (switchable / controlled/ fixed ) 
may be provided if it is not possible to charge EHV line without exceeding the maximum voltage limits. The possibility of 
reducing pre - charging voltage of the charging end shall also be considered in the context of establishing the need for 
reactors .Guideline for switch able line reactors : The line reactors may be planned as switchable wherever the voltage limits , 
without the reactor(s), remain within limits specified for Transient Over Voltage conditions. 


(c ) Static VAr compensation (SVC ) : Static VAr Compensation (SVC ) shallbe provided where found necessary to damp 
the power swings and provide the system stability for a reliable operation . The dynamic range of static compensators shall 
notbe utilized under steady state operating condition as far as possible . 


( ii) 


Sub -station planning criteria 
The requirements in respect of EHV sub -stations in a system such as the total load to be catered by the sub -station of a 
particular voltage level , its MVA capacity , number of feeders permissible etc. are important to the planners so as to 
provide an idea to them about the time for going in for the adoption ofnext higher voltage level sub - station and also the 
number of substations required for meeting a particular quantum ofload .Keeping these in view the following criteria have 
been laid down for planning an EHV substation : 


The maximum short - circuit level on any new substation bus should not exceed 80 % of the rated short circuit capacity of 
the substation . The 20 % margin is intended to take care of the increase in short - cirait levels as the system grows. The 
rated breaking current capability ofswitchgear at different voltage levels may be taken as given below : 


Voltage Level 


Rated Breaking Capacity 


132 kV 


25 kA / 31.5 kA 


220 kV 


31.5 kA / 40 kA 


400 kV 


50 kA / 63 kA 


765 kV 


40 kA / 50 kA 


Measures such as splitting of bus, series reactor, or any new technology may also be adopted to limit the short circuit 
levels at existing substations wherever they are likely to cuss the designed limits. Rating of the various substation 
equipment shall be such that they do not limit the loading limits of connected transmission lines . Effort should be to 
explore possibility of planning a new substation instead ofadding transformer capacity at an existing substation when the 
capacity ofthe existing sub - station has reached as given in column (B ) in the following table . The capacity of any single 
sub -station at different voltage levels shall not normally exceed as given in column (C ) in the following table : 
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Voltage Level 


( A ) 
765 kV 
400 kV 
220 kV 
132 kV 


Transformer Capacity 
Existing capacity 

Maximum Capacity 
( B ) 

( C ) 
6000 MVA 

9000 MVA 
1260 MVA 

2000 MVA 
320 MVA 

500 MVA 
150 MVA 

250 MVA 


While augmenting the transformation capacity at an existing substation or planning a new substation the fault level ofthe 
substation shall also be kept in view . Ifthe fault level is low the voltage stability studies shallbe carried out. 


Size and number ofinterconnecting transformers (ICTS) shall be planned in such a way that the outage of any single unit 
would notover load the remaining ICT(s) or the underlying system . 


A stuck breaker condition shall not cause disruption ofmore than four feeders for the 220kV system and two feeders for 
the 400kV system and 765kV system . 


Note - 


In order to meet this requirement it is recommended that the following bus switching scheme may be 
adopted forboth AIS and GIS and also for the generation switchyards : 


220kV 


- 


‘Double Main or Double Main & Transfer scheme with a maximum 
ofeight(8 ) feeders in one section 


400kV and 765k V 


‘One and halfbreaker scheme 


(iii ) 


Wind and solar projects 
The capacity factor for the purpose ofmaximu minjection to plan the evacuation system ,both for immediate connectivity 
with the ISTS / Intra -STS and for onward transmission requirement, may taken as given below : 


220kV 


400kV 


Voltage level / Aggregation 
level 


132kV / Individual 
wind / solar farm 


State 
(as a whole ) 


* Capacity Factor ( % ) 
* May be revised from time 

80 % 

75 % 70 % 

60 % 
to time 
Capacity factor, considering diversity in wind/ solar generation , is the ratio of maximum generation available at an 
aggregation point to the algebraic sum of capacity ofeach wind machine / solar panel connected to that grid point. Adual 
data , wherever available , should be used . In cases where data is not available the Capacity factor may be calculated as 
above table. 


The ‘ N - l criteria may not be applied to the immediate connectivity ofwind/solar farms with the ISTS/ Intra -STS grid i.e . 
the line connecting the farm to the grid and the step -up transformers at the grid station . 
As the generation ofenergy at a wind farm is possible only with the prevalence ofwind , the thermal line loading limit of 
the lines connecting the wind machine (syfarm to the nearest grid point may be assessed considering 12 km /hour wind 
speed . 


The wind and solar farms shall maintain a power factor of 0 .98 (absorbing ) at their grid inter -connection point for all 
dispatch scenarios by providingadequate reactive compensation and the same shall be assumed for system studies. 


(iv ) 


Nuclear power stations 


In case of transmission system associated with a nuclear power station there shall betwo independent sources of power 
supply for the purpose of providing start -up power. Further , the angle between start -up power source and the generation 
switchyard should be, as far as possible , maintained within 10 degrees . 


The evacuation system for sensitive power stations viz ., nudear power stations, shall generally be planned so as to 
terminate it at large load centres to facilitate is landing ofthe power station in case ofcontingency . 
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(v) 


Guide line for planning HVDC Transmission System 


The option of HVDC bipole may be considered for transmitting bulk power (more than 2000 MW ) over long distance 
(more than 700 km ). HVDC transmission may also be considered in the transmission corridors that have AC lines carrying 
heavy power flows ( total more than 5000 MW ) to control and supplement the AC transmission network . 


The ratio of fault level in MVA at any ofthe convertorstation ( for conventional current source type) , to the power flow on 
the HVDC bi pole shall not be less than 3 . 0 under any of the load -generation and contingencies conditions mentioned in 
the Manual . Further , in areas where multiple HVDC bipoles are feeding power (multi in feed ), the appropriate studies be 
carried at planning stage so as to avoid commutation failure. 


( vi ) 


Guidelines for voltage stability 


Voltage Stability Studies: These studies may carried out using load flow analysis program by creating a fictitious 
synchpnous condenser at critical buses which are likely to have wide variation in voltage under various operating 
conditions i.e . bus is converted into a PV bus without reactive power limits. By reducing desired voltage of this bus , 
MVAr generation / absorption is monitored . When voltage is reduced to some level it may be observed that MVAr 
absorption does not increase by reducing voltage further instead it also gets reduced . The voltage where MVAr absorption 
does not increase any further is known as Knee Point ofQ - V curve. The knee point ofQ - V curve represents the point of 
voltage in stability . The horizontal distance of the knee point to the zem -MVAr vertical axis measured in MVAr is , 
therefore, an indicator of the proximity to the voltage collapse . 


Each bus shall operate above Knee Point of Q - V curve under all normal as well as the contingency conditions as discussed 
above. The system shall have adequate margins in terms of voltage stability. 


( vii) 


Guidelines for consideration of zone – 3 settings 


In some transmission lines , the Zone- 3 relay setting may be such that it may trip under extreme loading condition . The 
transmission utilities should identify such relay settings and reset it at a value so that they do not trip at extreme loading of 
the line . For this purpose , the extreme loading may be taken as 120 % of thermal current loading limit and assuming 09 
per unit voltage (i.e. 360 kV for 400kV system ,689 kV for 765kV system ). In case it is not practical to set the Zone -3 in 
the relay to take care of above, the transmission licensee/owner shall inform CEA , CTU /STU and RLDC / SLDC along 
with setting (primary impendence ) value ofthe relay .Mitigating measures shall betaken at the earliest and till such time 
the permissible line loading for such lines would be the limit as calculated from relay impedance assuming 0 . 95 pu 
voltage, provided it is permitted by stability and voltage limit considerations as assessed through appropriate system 
studies . 


3 .4 


TRANSMISSION PLANNING STUDIES 


3 .4 . 1 


Studies and Analysis for Transmission Planning 


In the plan ning phase , transmission requirements for generation projects and system reinforcement needs are evolved , based 
on detailed system studies and analysis keeping in view various technological options , planning criteria and regulations . 
These studies/ analysis are problem -specific , that is , in a particular exercise , only a sub -set of the analysis /studies may be 
necessary . The system shall be planned based on one or more ofthe following power system studies: 


i) 


Power Flow Studies 


ii ) 


Short Circuit Studies 


Stability Studies (including transient stability * * and voltage stability ) 


iv ) 


EMTP studies (for switching / dynamic over-voltages, insulation coordination , etc ) 


* 


* 


(* * Note : The candidate lines , for which stability studies may be carried out,may be selected through results of load 
flow studies. Choice of candidate lines for transient stability studies are left to transmission planner. Generally, the lines 
for which the ang ular difference between its terminal buses is more than 20 degree after contingency of one circuit may 
be selected for performing stability studies.) 
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3 . 4 . 2 Power system model for simulation studies 


3. 4 .2 .1 Consideration of voltage level 


For the purpose ofplanning ofthe ISTS : 


a ) 


The transmission network may be modeled down to 220kV level with exception for North Eastern Region and parts 
ofUttrakhand, Himachal and Sikkim which may be modeled down to 132kV level. 


b ) 


The generating units that are stepped -up at 132kV or 110kV may be connected at the nearest 220kV bus through a 
220 / 132 kV transformer for simulation purpose . The generating units smaller than 50 MW size within a plant may be 
lumped and modeled as a single unit, iftotal lumped installed capacity is less than 200 MW . 


c ) Load may be lumped at 220kV or 132kV / 110kV, as the case may be. 


II. 


For the purpose ofplanning of the Intra-STS System , the transmission network may be modeled down to 66kV level or up to 
the voltage level which is not in the jurisdiction of DISCOM . The STUs may also consider modeling smaller generating 
units , if required . 


3 .4 .2 .2 


Time Horizons for transmission planning 


(i) 


Concept to commissioning for transmission elements generally takes three to five years ; about three years for 
augmentation of capacitors , reactors , transformers etc ., and about four to five years for new transmission lines or 
substations. Therefore , system studies for firming up the transmission plans may be carried out with 3 -5 year time 
horizon . 


(ii) 


Endeavour shall be to prepare base case models corresponding to load -generation scenarios given in Manual for a 5 year 
time horizon . These models may be tested applying the relevant criteria mentioned in this manual . 


3 .4 .3 


Load - generation scenarios 


The load - generation scenarios shall be worked out so as to reflect in a pragmatic manner the typical daily and seasonal 
variations in load demand and generation availability . 


3 .4 .4 


Load demands 


3 .4 .4 .1 Active power (MW ) 


i . 


The system peak demands ( state -wise , regional and national ) shall be based on the latest Electric Power Survey (EPS ) report 
of CEA . However , the samemay be moderated based on actual load growth of past three ( 3 ) years. 


ii . 


The load demands at other periods (seasonal variations and minimum loads ) shall be derived based on the annual peak 
demand and past pattern ofload variations. In the absenceofsuch data , the season -wise variation in the load demand may be 
taken as given in Manual . 


iii. 


While doing the simulation , if the peak load figures are more than the peaking availability of generation , the loadsmay be 
suitably adjusted substation -wise to match with the availability . Similarly , while doing the simulation , if the peaking 
availability is more than the peak load ,the generation dispatches may be suitably reduced , to the extent possible, such that , 
the inter-regional power trans fers are high . 


iv . 


From practical considerations the load variations over the year shallbe considered as under : 


a. Annual Peak Load 


b . Seasonal variation in Peak Loads for Winter , Summer and Monsoon 


c. Seasonal Light Load ( for Light Load scenario ,motor load of pumped storage plants shall be considered ) 
The sub - station wise annual load data, both MW and MVAr shall be provided by the State Transmission Utilities. 


V . 


3 .4 .4 .2 Reactive power (MVAr ) 


i. 


Reactive power plays an important role in EHV transmission system planning and hence forecast of reactive power 
demand on an area -wise or substation -wise basis is as important as active power forecast . This forecast would obviously 
require adequate data on the reactive power demands at the different substations as well as the projected plans for reactive 
power compensation . 
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ii . For developing an optimal ISTS , the STUs must clearly spell out the substation -wise maxi mum and minimum de mand in 

MW and MVAr on seasonal basis . In the absence ofsuch data the load power factor at 220kV and 132kV voltage levels 
may be taken as 0.95 lag during peak load condition and 0 .98 lag during light load condition . The STUs shall provide 
adequate reactive compensation to bring power factor as close to unity at 132kV and 220kV voltage levels . 


3 .4 .5 Generation dispatches and modeling 


i. 


For the purpose ofdevelopment ofLoad Generation scenarios on all India basis , the all India peaking availability may be 
calculated as per the norms given in Manual. 


ii. 


For planning of new transmission lines and substations , the peak load scenarios corresponding to summer , monsoon and 
winter seasons may be studied . Further , the light load scenarios (considering pumping load where pumped storage stations 
exist )may also be carried out as per requirement. 


iii. 


For evolving transmission systems for integration of wind and solar generation projects , high wind / solar generation 
injections may also be studied in combination with suitable conventional dispatch scenarios . In such scenarios , the Intra 
State generating station ofthe RES purchasing State may be backed down so that impact ofwind generation on the ISTS 
grid is minimum * *. The maximum generation at a wind / solar aggregation level may be calculated using capacity factors 
as per the norms given Chapter 3 .. 


* * Note: 


1 ) As per the grid code, it is the responsibility of each SIDC to balance its load and generation and stick to the 

schedule issued by RDDC. Accordingly , it follows that in case of variation in genera tion from Renewable Energy 
Source (RES ) portfolio , the State should back - down/ ramp -up its conventional ( thermal / ydro ) generation plants 
or revise their drawal schedule from ISGS plants and stick to the revised schedule. The Intra - State generating 
station should be capable of ramping - up /backing -down based on variation in RES generation so that impact of 

variability in RES on the ISTS grid is minimum . 
2 ). Further to address the variability of the wind/ solar projects, other aspects like reactive compensation , forecasting 

and establishmentof renewable energy control centers may also be planned by STUS. 


iv . Special area dispatches 


a ) 


Special dispatches corresponding to high agricultural load with low power factor , wherever applicable . 


b ) 


Complete closure of a generating station close to a major load centre. 


V . In case of thermal units (including coal , gas/ diesel and nudear based ) the minimum level of output (ex -generation bus , i.e. 

net ofthe auxiliary consumption ) shallbe taken as not less than 70 % ofthe rated in stalled capacity . Ifthe thermal units are 
encouraged to run with oil support, they may be modeled to run up to 25 % of the rated capacity . 


vi. The generating unit shall be modeled to run as per their respective capability curves . In the absence of capability curve, the 

reactive power limits ( Qmax and min ) for generator buses can be taken as : 


a . Thermal Units 


: Qmax = 60 % of P max , and Qmin = (-) 50 % of Qmax 


b . Nuclear Units 


: Qmax = 60 % of P max, and Qmin = (-) 50 % ofQmax 


max 


max 


c . Hydro Units 


: Qmax = 48 % ofP max, and Qmin = (-) 50 % ofQmax 


vii. It shall be duty of all the generators to provide technical details such as machine capability arves , generator, exciter , 

governor, PSS parameters etc., for modeling of their machines for steady - state and transient- state studies, in the format 
sought by CTU /STUs. The CTU and STUs shall provide the information to CEA for preparation of national electricity 
plan . 


3 .4 .6 


Short circuit studies 


The short circuit studies shall be carried out using the dassical method with flat pre -fault voltages and sub - transient 
reactance (X ” d) of the synchronous machines . 
MVA of all the generating units in a plant may be considered for determining maximum short - circuit level at various 
buses in system . This short- circuitlevel may be considered for substation planning . 


ii ) 
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iii) 


Vector gpup of the transformers shall be considered for doing short circuit studies for asymmetrical faults . Inter 
winding reactances in case ofthree winding transformers shall also be considered . For evaluating the short circuit levels 
at a generating bus (11kV , 13 .8kV, 21kV etc. ), the unit and its generator transformer shall be represented separately. 


iv ) 


Short circuit level both for three phase to ground fault and single phase to ground fault shall be calculated . 


V ) 


The short - circuit level in the system varies with operating conditions, it may be low for light load scenario compared 
with for peak load scenario , as some of the plants may not be on -bar. For getting an understanding of system strength 
under different load -generation / export - import scenarios , theMVA ofonly those machines shall be taken which are on 
bar in that scenario . 


3. 4 .7 Planning margins 


In a very large interconnected grid , there can be unpredictable power flows in real time due to imbalance in load -generation 
balance in different pockets of the grid . This may lead to overloading of transmission elements during operation , which 
cannot be predicted in advance at the planning stage. This can also happen due to delay in commissioning of a few planned 
transmission elements , delay / abandoning of planned generation additions or load gowth at variance with the estimates . 
Such uncertainties are unavoidable and hence some margins at the planning stage may help in reducing impact of such 
uncertainties. However , care needs to be taken to avoid stranded transmission assets . Therefore, at the planning stage 
following planning margins may be provided : 


* 


Against the requirement of Long Term Access sought, the new transmission lines emanating from a power station to the 
nearest grid point may be planned considering overload capacity of the generating stations in consultation with generators . 


The new transmission additions required for system strengthening may be planned keeping a margin of 10 % in the thermal 
loading limits oflines and transformers .Further, the margins in the inter - regional links may be kept as 15 % . 


3 


At the planning stage, a margin of about + 2 % may be kept in the voltage limits and thus the voltages under load flow 
studies ( for ‘ N - 0 and N - 1 steady - state conditions only ) may be maintained within the limits given below : 


Voltage (kVrms) (after planning margins ) 

Maximum 


Nominal 


Minimum 


765 


785 


745 


400 


412 


388 


230 


240 


212 


220 


240 


203 


132 


142 


125 


110 


119 


102 


66 


70 


| 


62 


In planning studies all the transformers may be kept at nominal taps and On Load Tap Changer (OLTC ) may not be 
considered . The effect ofthe taps should be kept as operationalmargin . 


For the purpose of load flow studies at planning stage, the nuclear generating units shall normally not run at leading power 
factor. To keep some margin at planning stage, the reactive power limits (Qmax and Qmin ) for generator buses may be 
taken as : 


Type of generating unit 


Imax 


min 


Nuclear units 


Qmax = 0 .50 x P max 


Qmin = (-)0 . 10 x P max 


Thermal Units 


Qmax = 0 .50 x P max 


Qmin = (-) 0 . 10 x P max 


(other than Nuclear) 


Hydro units 


Qmax = 0.40 x P max 


( min =(-)0. 20 x P max 


max 


max 
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Notwithstanding above , during operation , following the instructions of the System Operator, the generating units shall 

operate at leading power factor as per their respective capability curves. 
TECHNOLOGICAL OPTIONS 


3 .5 


The various technological options that are available now for period 2017 - 2022 are given below . Consideration of these 
options is problem -specific , that is, in a particular exercise , only a limited number ofoptions may be relevant. 

220kV AC ,400kV AC , 765kV AC , 1200kV AC 
HVDC/UHVDC ( + 500kV, +600kV, + 800k V ) 
Hybrid model (AC with HVDC system ) 


High capacity lines with high conductor temperature option 
Series compensation , dynamic reactive power compensation - TCSC , SVC , STATCOM / FACTS 


>> 


CHAPTER - 4 


NEW TECHNOLOGIES IN TRANSMISSION SYSTEM 


4 . 1 


TECHNOLOGY OPTIONS FOR TRANSMISSION SYSTEM 


4 . 1. 1 .Gas Insulated Substation (GIS ) and Hybrid sub - station 


The Gas Insulated Substation offers number of advantages over conventional AIS in terms of compactness , suitability for 
application in adverse conditions like high seismic pune area, highly polluted area or high altitude areas; easy to install , 
maintain & operate ; suitable for urban area /areas where availability ofland is major constraint. A hybrid sub -station can be 
considered as a techno -economic solution for locations where space is a constraint and also for sub -station renovation or 
augmentation . A GIS and hybrid sub - station can be outdoor or indoor type . In a hybrid sub -station , the bus -bar is air 
insulated type. Switchgear for a hybrid sub - station have some or all functional units enclosed in SF6 gas insulated housing . 
A hybrid substation requires less space than conventional AIS butmore than GIS , however the cost is less than GIS . 


4 . 1. 2 


Digital Substation 


Traditional substations have always relied on copper cable /wiring together with primary equipment like circuit breakers , 
conventional current and voltage transformers and protection relays to control of the electricity . But digital technologies , 
communications and standards are driving the evolution of digital substations. 


Digital substations incorporate Intelligent Electronic Devices ( IEDs ) with integrated information and communication 
technology , Non - Conventional Instrument Transformers (NCIT) , merging units , and phasor measurement units that are 
interfaced with the process bus and station bus architecture. NCITs make a substation simpler , cheaper, smaller, more 
efficient and safer by replacing secondary wirings and eliminating the dangers associated with open CT circuits (Current 
Transformers) and of electrical hazards in general. The IED is a microprocessor-based potection and control device for 
power equipment, such as circuit breakers , transformers and capacitor banks. Digital communications via fibre optic cables 
will replace traditional copper connections using analog signals , increasing safety , reliability , flexibility and availability , 
while reducing cost, risk and environmental impact . Synchronization is a very critical aspect ofdigital substations. 


Digital substation will improve efficiency , safety and system visibility in the power grid . A digital substation is a key 
component enabling a smarter grid . Towards digitalization ofthe substation , architectures like Pmcess - Bus may be adopted . 
The deployment of IEC 61850 - 9 - 2 based Pwcess- Bus facilitates replacement of traditionally used copper cables with fibre 
optic cables and the usage of common protocol allows for interoperability among various makes of Intelligent Electronic 
Devices. The Process - Bus architecture would ease the maintenance and trouble- shooting in future and also restoration time 
will be extremely low in case of any eventuality . 


4 .1 . 3 Controlled Switching Devices 


Random switching ofCircuit Breaker can result in high transient over voltages and / or high innush current . These transients 
generate stresses for all substation and network equipment. In accordance with the power system requirement, the circuit 
breakers of400kV and above voltage class may be provided with Controlled Switching Devices (for point ofwave switching 
as an alternative to PIR ) for controlling switching over voltages on lines of length more than 200km and minimizing 
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switching transients & inrush currents in transformers and reactors thereby increase the life of high voltage equipment and 
enhance Power system security . Controlled switching devices are now well proven to control switching over voltages during 
switching oftransformers and reactive elements to minimize switching transients and inrush currents. 


4 .1 . 4 Optical CTs/PTs 


Non - Conventional Instrument Transformers (NCIT) such as Optical CTs/PTs eliminate problem of Open circuit in CTs , 
errors in IT , CT saturation , no need to specify accuracy class , no blasting and damage to nearby equipment and no Ferm 
resonance issue in CVT/PT. 


4 . 1.5 Ester Oil 


Use of Enviwnmental friendly, bio -degradable Ester oil ( synthetic / Natural Easter ) having high fire point compared to 
mineral oil may be considered for transformers up to 220kV level . Transformers with ester oils are in operation even at 
550kV level. Further , new types of insulating oils like natural ester , synthetic ester , nano -doped oils etc . which has 
advantages in terms ofbio degradability or havebetter performance compared to conventional mineral oil may be developed 
for use in power transformer. 


4 . 1 .6 


Regulation of Power Flow and FACTS Devices 


FACTS devices are oftwo categories and are connected to the power system either as a parallel / shunt Compensation (most 
common ) or as a series compensation device . Static Var Compensator (SVC ) and STACOM are shunt connected reactive 
power compensation element of FACTS family capable of providing dynamic control of system voltage at the point of 
connection with a grid leading to reduction in transmission & distribution losses . Static Synchwnous Compensator 
(STATCOM ) is basically a Voltage Source Converter ( VSC ) and can act as either a source or sink of reactive AC power to 
an electricity network . Similarly , series compensating devices are in operation in Indian Power system in form of either as 
Fixed Series Compensation ( FSC ) or as Thyristor Controlled Series Compensation ( TCSC ). These devices need to be 
deployed after carrying out relevant studies on case to case basis . 


4 . 1 .7 


Fault Current Limiter/ Series Reactor 


In order to meet growing power demand , and bridging the gap between demand and supply , generation capacity addition and 
commensurate expansion and strengthening of the associated transmission and distribution network are being planned 
accordingly . In India , with the addition of huge generation capacity and increase in transmission ties, the fault level at 
number ofstations is approaching or exceeding existing equipment ratings . The high fault current causes severe mechanical 
& thermal stresses on equipment and material of the Power System . Such stress can lead to severe damage / failure of 
equipment / material . 


as an alternative to conventional technology / method to limit the short circuit levels at existing substations, where the fault 
level have exceeded the design limit . These fault -current limiters , unlike reactors or high-impedance transformers can limit 
fault currents without adding impedance to the circuit during normal operation . However , techno - economic analysis and 
system study may be required before taking final decision. 


Short circuit is an indication of strength of the bus and is dependent on network connectivity . A high short circuit level is 
desirable from grid operation point of view as it improves the system stability i .e . higher the short circuit level it is closer to 
the equivalent ‘ Infinite Bus . However, this would result in large short circuit currents leading to higher stress on equipment 
during faults . There are two options to address short circuit level (a ) Upgrade the existing stations for higher fault levels (b ) 
Limits the short circuit levels. 


(a ) Upgrading and replacing old switchgear is a simple technique . However, it is a very costly option and many a 
times this may not be a practical solution and may require long period ofshut down. For example , if equipment need to be 
replaced at a generating station , a long shut down is required and also replacement augmentation of bus bar arrangement 
The suitability ofearthing system may also be required to be checked . and earth mat may also be required which may not be 
practically feasible . 


(b ) The other option is to limit the short circuit levels . To achieve the same, following altematives can be considered : 
As an altemative to conventional fault current mitigation systems and techniques such as splitting of bus bars , use of 
conventional current limiting reactors and use of over rated equipment which have distinct drawbacks, new generation 
Superconducting Fault Current Limiter can also be considered as an alternative to conventional technology / method to limit 
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the short circuit levels atexisting substations, where the fault level have exceeded the design limit . 


Splitting / Opening of the ring main : Splitting the grid is the simplest method to curtail short circuit levels . It is effective 
when envisaged during planning stage itself.However, splitting ofexisting bus is difficult and may have an adverse effect on 
power flow under emergency conditions reducing the stability margins & reliability ofthe supply substantially . 

Current limiting reactors : The main reason for high short circuit level is very short transmission lines with close 
proximity to generators. One ofthe solutions would be to increase the electrical distance by introduction of series reactor. 


Series Reactors : Series reactor can be connected in the grid by two possible methods (i) Series bus reactors (ii ) Series line 
Reactors (Fig .1). While series bus reactors require lower impedance values, introduction ofthe same in an existing bus may 
be difficult as generally spaceis not available at the existing switchyards. On the other hand Series line reactors can be easily 
installed on existing lines contributing high short circuit current. In the case length ofthe lines are very small, the impedance 
of series line reactors required for controlling of the short circuit would be much higher than the line impedance itself. 
Normally series reactor can be considered on lines contributing more than 4 kA . While planning the type of series reactor 
and its ohmic level , it should be ensured that there is no unbalance loading and there is no high voltage dwp . Studies indicate 
that normally series reactor can be considered on lines less than 150 km . 


4 .1 .8 Planning of Phase - shifters in India 


In order to achieve the optimum utilization oftransmission lines power flows needs to be contilled which can be achieved 
by using a phase shifting transformer ( PST). Phase- shifting transformer can be used for controlling the power flow through 
various lines in a power transmission network . This device changes the effective phase displacement between the input 
voltage and the output voltage of a transmission line for effecting power flow control. These transformers are site specific 
and need to be planned on case to case basis through proper system studies. Already one phase shifting transformer is 
operating in Kothagudem TPS in Telangana. Preliminary studies were also carried out for use / deployment of phase shifting 
in inter regional link between southern region and NEW grid . 


41. 9 


Use of Polymer based Insulation and RTV coating 


Polymer insulators (non - ceramic / silicone rubber insulators ) are widely used over conventional porcelain / Galss insulators 
due to lighter in weight , good contamination / pollution performance because of hydrophobicity , ease of operation and less 
prone to vandalism . Similarly , Room Temperature Vulcanized (RTV ) Silicone Rubber coating on porcelain insulators is a 
practical option for improving the flashover performance in presence of the pollution . 


4 . 1. 10 


Use of Steel Pole structure 


In India , self- supporting lattice structures are being most commonly used for EHV transmission lines. In recent years , use of 
monopole structures are also increasing in specific areas due to much reduced footprints , less component and faster erection 
& commissioning. The high cost , difficulty in trans portation , increase in number of poles due to reduction in design span , 
special design consideration for multi -circuit towers and limited manufacturing facility are some of the bottlenecks in 
construction oftransmission lines with monopole structure . 


4 .1 . 11 EHV XLPE Cable and GIL 


Due to increasing urbanization and scarcity of land , it has become very difficult for utilities to construct overhead 
transmission & distribution lines . ROW issues have always resulted in inordinate delay in execution oftransmission projects . 
To avoid such problems utilities , resort to use ofEHV XLPE Cables. Due to technical limitations , the use ofXLPE cable at 
EHV level is restricted to a certain length . The creation of unavoidable joints, and terminations are vulnerable to failure 
leading to outage of cable system . Gas Insulated Lines (GIL ) in certain areas of application is considered to be a good 
altemative to EHV XLPE cables , especially where normal current / power flow requirement is high and length is short . 
Focus on indigenization of XLPE cable at 400kV level and extension of domestic GIS manufacturing facilities for 
production ofGIL need to be explored . 


Use of Multi Circuit and Multi circuit multi voltage tower , Compact towers with insulated cross arms 


4 . 1 . 12 


Use of HTLS Conductor 


In India , ACSR and AAAC are commonly used conductors for transmission ofPower on overhead lines for transmission and 
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distribution system . The enhancement in power transmission capacity in existing corridor, reduction in losses and 
optimization of Right of Way ( RoW ) etc . of electric network is the need of the hour. New generation High Temperature 
(HT) / High Temperature Low Sag (HTLS) conductors can address is sues like growing congestion in existing corridor of 
transmission / distribution network , enhancement ofpower flow per unit (or meter ) ofRight ofWay (RoW ) and reduction in 
losses under normal as well as under emergency condition . The conventional ACSR and AAAC are designed to operate 
continuously at temperature of850 C and 950 C respectively .High Temperature Low Sag (HTLS) conductors are designed 
to operate continuously at temperature of at least 150 Deg . C . Some of these HTLS conductors can be operated as high as 
250 Deg . C . HT / HTLS conductor can be considered for reconductoring ofexisting lines and can also be used in new lines . 
The terminal equipment rating at substations needs to be examined for enhancement ofpower flow in a line. 


4 . 1 . 14 Covered Conductor 


Covered conductors may be one of the solutions for the transmission and distribution lines pas sing through the forest areas 
where problem of accidental electrocution of animals is very persistent. It will also be helpful in cases where trees in forest 
or densely vegetated areas touching the live conductor due to wind forces leading to frequent outage of the lines and 
sometimes result in buming of the trees . Covered conductor can reduce the Right of Way (RoW ) requirement to a great 
extent and can help in transport ofpower upto 132kV level in a narrow corridor. 


4 . 1 . 15 


Emergency Restoration System 


Under adverse situations , immediate and temporary restoration of transmission lines is possible by deploying the 
“ Emergency Restoration Systems (ERS)””. Grid Standards notified by Central Electricity Authority (CEA ) stipulate that 
every transmission licensee shall have an arrangement for restoration oftransmission lines of at least 220 kV and above 
though the use of ERS . CEA has formulated guidelines for planning , deployment and procurement of such ERS 
infrastructure. Many utilities have already picured ERS and some others are in process of procuring . Indigenization of 
product needs to be promoted considering the requirementofutilities and monopoly of few limited overseas manufacturers. 


4 . 1 . 16 Mobile Substations 


In the case of any natural or other disasters , the immediate restoration of power supply , particularly to vital services or 
installations,becomes one of the prime objectives . The vehide mounted mobile substation ( comprising oftrailer , incoming 
and outgoing HV and LV hybrid switchgears , power transformer , and associated connectors ) can be put into immediate 
service as a quick substitute to conventional substation of 220kV and below voltage class to resume power supply in short 
time in case of emergency /natural or other disasters leading to total collapse /disruption ofpower supply . 


4 . 1. 17 


Use of Helicopter and UAV 


High Resolution Stereoscopic satellite images shall beused for transmission line muting and assessment of vegetation / other 
natural hindrance. This can help in reducing the man -hours as well as cost and time involved in physical routing of 
Transmission line . 


4.2 


ADOPTION OF NEW TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION 


4 . 2 . 1 


OPGW Based Communication in Power Sector 


The communication system plays an important role in reliability , availability and security of the Power Grid . Fiber Optic 
based Communication System is being widely used to meet the power system communication bandwidth requirements with 
reliability . 


The PLCC based communication system has limitations in regard to data communication as the performance of this system 
deteriorates after two hops . Further, due to frequency congestion only limited number of channels can be provided on PLC . 


Power Systemin the country is expanding very fast with increased number ofinterconnections between Regions ,many new 
technologies are being implemented . In addition , Indian Grid is characterized by wide variation Power flow due to daily / 
monthly / seasonal variation in demand / generation . Further , consumer aspiration for quality and reliability of power supply 
is increasing. 


As a result the complexity in Grid operation has increased manifold , which necessitates dynamic monitoring of Grid 
parameters / conditions on real -time basis . The existing SCADA /EMS provides the data which are steady state in nature and 
not suitable for dynamic monitoring and control for the Grid due to high degree oflatency oftele-metered data and also non 
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synchwnized sampling of data. Emerging technologies like Phasor Measurement Unit (PMU ), Wide Area Measurement 
(WAM ) system provide dynamic monitoring of network on real time basis . Such monitoring thwugh the said measurements 
shall facilitate development of various contpl, regulation and preventive features like Remedial Action Schemes (RAS) , 
System Integrated Protection Scheme (SIPS) , Adaptive islanding, Self-healing Grid etc . 


These emerging technologies are being deployed for development of a Smart Grid for Power transmission system . These 
emerging technologies require a highly reliable communication system with least latency . The Fiber Optic based 
communication system in the form of OPGW would be most suitable for such applications . Further OPGW suits the 
requirement ofthe current differential protection being considered for transmission lines nowadays . 


Considering above aspects, after detailed deliberations it emerged that in all upcoming transmission lines of 132kV and 
above OPGW needs to be provided in place of the conventional earth wire (s) as part of transmission system planning. In 
Central Sector, POWERGRID has taken up OPGW requirement for all upcoming lines. All utilities at State level have to 
consider the same during planning of transmission system . One out of two earth wires being provided at 400kV & above 
voltage levels need to be OPGFW . 


4 . 2 . 2 


Communication Equipment and DC Power Supply 


In view of provision of OPGW on upcoming transmission line , terminal equipment such as SDH ,PDH and associated DC 
Power Supply shall be required at terminal stations for OPGW communication . Requirement of these equipment is to be 
taken care along with Bay Equipment /sub - station equipment as part of end sub -stations implementation so as to ensure 
timely availability of communication along with commissioning of sub - stations . 48 VDC Power Supply requirement is to be 
planned in a comprehensive manner considering suitable capacity to cater all applications with a view to optimize space and 
avoid multiple systems in a sub -station/ control centre . 


Remote Terminal Unit (RTU )/ Sub - Station Automation System (SAS)/ up gradation required for transmission of Sub 
station /Generating Station data to SLDC / RLDC as the case may be for grid management are to be provided by concerned 
agency establishing/bay extension ofthe sub -station / generating station so that data availability at SLDC/RLDC is ensured at 
the time of commissioning of sub - station /Generating station itself. RTU /SAS to be provided shall have provision of data 
integration with serial ( IEC 60870 -5 -101) as well as Ethernet ( IEC 60870 -5 -104 ) protocol for smooth integration with 
SLDC /RLDC . 


4 .3 WIDE AREA MEASUREMENT SYSTEM 


Indian power system has been experiencing prenominal growth with complexity increasing in all fronts viz . generation , 
transmission and distribution . Managing grid safety , security and reliability is a great challenge in the new regime of open 
electricity market . Further , for sustainability , emphasis has been given to develop renewable energy generation in a big scale 
including its integration with the grid , while variability & intermittency in their output is a new challenge in system 
operation . The grid would soon be having 1000 MW generating units , 4000 MW single power plants , high capacity 765 kV 
and HVDC transmission links feeding large cities and various critical load . Any incident - natural calamity etc ., even on 
single element ofthis capacity, has the potential to cause a major grid disturbance . 


Highest order of real time monitoring and control system is a must to avoid or to reduce the impact of such incidences . To 
address these is sues , it is essential to introduce intelligence in transmission thwugh smart grid technology applications across 
the grid . 


Application of synchrophasor technology using Phasor Measurement Unit(PMU ) , integrated with Phasor Data 
Concentrators (PDC ) has emerged to address above critical developments in the grid . Synchrophas or measurements using 
PMUs and PDCs through fibre optic communication backbone over wide -area in spatially distributed Indian power system 
for real time measurements , monitoring and visualization of power system as well as taking preventive/ corrective control 
actions in the new regime ofgrid management with improved efficiency . 


Wide Area Measurement System (WAMS) shall enable synchronous measurement of real time grid parameters across the 
widely spread grid with low latency in data transfer to contml centres which would be very effective in reliable , secure and 
economical grid operation . It would facilitate integration oflarge quantumofintermittent and variable renewable generation 
into the grid . This shall also facilitate to estimate the transmission capability in a more realistic way which shall bring 
efficiency in operation as well as economy in cost ofpower supply . 


This requires PMU installation at all 400kV & above substations and transmission lines , 220kV generation switchyard , 
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HVDC terminals, all inter - regional and inter-national links under State sector and ISTS network & IPP stations and all 
Renewables Generating station . POWERGRID is implementing URTDSM Project which covers installation of PMUs at 
sub -stations /Generating Stations in phased manner. Provision ofPMUs for sub -stations /Generating stations is to be ensured 
by concemed utility , be it State Sector, Central Sector or IPP so that PMU data is available at the time ofcommissioning of 
the sub - station /Generating Station . 


4 . 4 


TECHNOLOGIES IN ENERGY STORGE SYSTEM 


4 .4 .1 


Energy Storage - Need for Indian Power System 


It is expected that by the end of 2016 -17, share of renewable generation capacity in India shall be about 17 % . Renewable 
energy is intermittent & variable in nature and is also not generally available during peak condition . To maintain grid 
security with higher penetration of renewable energy , effective balancing mechanisms like energy storage systems are 
required besides other measures . It can store renewable energy during surplus hours and inject energy into the grid as and 
when required depending upon storage capacity . In addition , it can also address intermittency of RE to a large extent. 


Energy Storage systems have a bwad portfolio of technologies such as pumped storage hydm , compressed air energy 
storage , batteries, flywheels, thermal energy storage, fuel cell, superconducting magnetic energy storage , ultra - capacitors , 
hydrogen storage etc. These energy storage systems can be used for frequency regulation , energy time shift ,backup power, 
load leveling , voltage support , grid stabilization etc. As marked earlier ,the renewable integration into the grid energy storage 
would play a decisive role in scheduling ofintermittent and variable renewable power. Further , the excess energy generated 
by renewable energy sources during off-peak hours can be stored and used at peak times . 


4 .4 .2 Energy Storage Systems 

(i) Pumped Storage Hydro Plants ( PSHP): PSHP has simplicity ofdesign , relatively low maintenance cost , and similarin 

operation to hydroelectric generating system . These systems have quick ramping properties , i .e . it can be fully loaded 
within 10 sec . Energy storage in PSHP is proportional to the volume of water available and the differential height. The 
operation and maintenance required for this system is minimal as compare to other storage devices . However, they 
require very specific geographic features that limit unit siting . These systems have high capital cost and long 
gestation period . 


( ii ) Compressed Air Energy Storage ( CAES): CAES systems are basically highly efficient combustion turbine plants . 

The system is similar to standard combustion turbine systems ; which makes it is easy to deploy into existing power 
networks . In CAES systems , off-peak grid power is used to pump air to undergmund and stored at high pressure . The 
compressed air uses less fuel to get heated up so increases efficiency . CAES starts with in 5 - 12 min with a ramp rate 
of 30 % ofmaximu mload per minute and hence become fit for meeting peak load demand . In CAES working cycle , 
heat and unwanted gases are generated during compression and combustion process respectively that causes 
ecological concerns. 


( ii ) Flywheels: Flywheels store energy in the form ofkinetic energy . The flywheel continuously rotates with the energy from 

grid , and when energy supply is interrupted the wtating flywheel supplies kinetic energy to grid . These systems are 
extremely rapid in their response , but the energy supply lasts only for 5 -50 seconds. Hence they are suitable for 
frequency regulation use. The main applications of flywheel energy storage are transportation , rail vehicles , rail 
electrification , uninterruptible power supplies, pulsepower , grid energy storage, wind turbines etc. The initial project 
cost is on the higher side . Another disadvantage of this system is the high rate of frictional losses, which results in 
more self-discharge and poor efficiency . Nevertheless , technological developments of low friction bearings has 
improved the efficiency offlywheel .. 


( iv ) Electrochemical Energy Storage or Battery energy storage systems (B ESS) : BESS technology efficiently stores 

electrical energy in and release it according to demand . The good response time of BESS technology makes it 
suitable for application in frequency regulation . Other important characteristics of recent BESS systems are 
efficiency , response time , deep cycle discharge, life cycle , low maintenance , low cost, high energy density , zero 
emission etc . Some of the commonly used BESS technologies are Advanced Lead Acid , Lithium ion (Phosphate / 
Cobalt / Manganese / Titanate Oxide ) , Sodium Nickel Chloride (NaNiC12 ) batteries , and Flow batteries (Zinc 
Bromine, Vanadium Redox etc .) . These technologies are suitable for ramping , frequency regulation , energy time 
shift , voltage support, black start etc . 


(v ) 


Fuel cell : A fuel cell is a device that converts the chemical energy from a fuel into electricity through a chemical 
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reaction with oxygen or another oxidizing agent. Hydrogen is the most common fuel , but hydrocarbons such as 
natural gas and alcohols like methanol are sometimes used . Fuel cells are different from batteries as they require a 
constant source of fuel and oxygen to run , but they can produce electricity continuously for a long time till these 
inputs are supplied . Based on the electrolytes used fuel cell may be classified in following types: Proton exchange 
membrane fuel cells (PEMFC ), Solid oxide fuel cells (SOFCs ),Molten carbonate fuel cells (MCFCs ). 


( vi) Thermal Energy Storage ( TES ): Thermal energy is stored by heating or cooling a storage medium so that the stored 

energy can be used at a later time for heating / cooling applications and power generation . These days renewable 
energy integration requirements have made its centralized use as well. In Concentrated Solar Plants (CSP ) solar 
energy is stored in the form of thermal energy , which is used in night time to get electricity . There are mainly two 
types of thermal energy storage system , namely ; as given below : sensible heat storage and phase change energy 
storage . 


( vii ) Super Conducting Magnetic Energy Storage (SMES ) System : In this energy storage technology , current flowing in 

the system generates a magnetic field in which the energy is stored . The current continues to loop around the coil 
indefinitely until it is needed and is discharged . These devices store electrical energy essentially with no losses due to 
superconducting coils . The superconducting coils are needed to be super-cooled to very low temperatures, even up to 
4 .5K . These devices require a cryogenic cooling system using liquid nitrogen , helium etc. These devices are 

extremely efficient, fast -responding, scalable to large sizes, and environmentally friendly , yet very costly at present 
( viii) Ultra Capacitors : These are also known as super capacitor, ultra -capacitor , pseudo capacitor, electric double -layer 

capacitor, and giga capacitor. These devices are similar to conventional capacitor, but have capability to hold more 
energy . Ultra capacitors have two electrodeplates and an electrolyte in between . When a power source is connected , 
ions make their way to the electrodes with opposite charges due to the electric field . Unlike batteries , which would 
wear out over time due to cyclic operation and chemical reactions, the lifetime of these devices is not significantly 
impacted by cydic operation . Another, advantage of electrochemical capacitors over batteries is the ability to charge 

and discharge more rapidly . 
( ix ) Hydrogen Storage: Hydrogen gas has the largest energy content ( 120 MJ/kg) of any fuel , which is about 2 .5 times of 

natural gas. Therefore , a relatively small amount of hydrogen is needed to store significant amounts of energy . 
However, hydrogen is not naturally available as ready to use fuel . Therefore , it is used as carrier for storing or 
transporting energy . Hydwgen is generated through electilysis , where water is split into hydrogen and oxygen 
using electricity in an electrolyzer. Mainly following three types of electrolyzers are used for this process: Polymer 
electrolyte membrane electrolyzer , Alkaline electrolyzer, and Solid oxide electrolyzer. Hydrogen generated through 
above process is converted to useful energy by fuel cell or in combined cycle gas power plant as fuel . The efficiency 
in conversion is on the lower side, i.e . 50 -60 % . 


4 .4 .3 Energy Storage Systems Worldwide 


Pumped hydro energy storage is very common type of energy storage being used since a long time. In 2014 , total energy 
storage capacity by different means was about 184 GW , out of which pumped energy storage has share of 177 GW . 
Electrochemical ( 1 .5 GW ), Thermal storage (3.4 GW ) and Electromechanical (2 .2 GW ) are other storage technologies 
rallying behind . 


Some ofthe large -scale energy projects ( in operation ) are tabulated below , 


S .No. | Technology 


in 


Duration 
HH :MM :SS 


1 


Pumped Hydro 


10 : 18 : 00 


Pumped Hydro 


2448 


| ΝΑ 


Project name 

Location 

Size 

MW 
Bath County Pumped Storage | Virginia ,United States 3030 
Station 
Huizhou Pumped Storage Power | Guangdong , China 
Stn 
Ludington Pumped Storage 

Michigan , United State 1872 
EFDA JET Fusion Flywheel Abingdon , Oxfordshire , | 400 

UK 
Max Planck Institute Pulsed Power Bavaria ,Germany 

387 
Supply System 


Pumped Hydro 
Flywheel 


08 :00 :00 
00 : 00 : 50 


Flywheel 


00 : 00 : 12 
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NA 


NA 


| 02 :00 :00 


Redox Flow | Hokkaido Battery Storage Project Japan ,Hokkaido 

60 
Battery Storage 
Battery Lithium | National Wind and Solar Energy China , Hebei, Zhangbei 36 
iron Phosphate Storage and Transmission Project 

( I ) 
CAES Kraftwerk Huntorf 

Große Hellmer 1E , | 321 

Elsfleth ,Germany 
CAES McIntosh CAES Plant 

Alabama ,United States 110 
10 Molten Salt | Solana Solar Generating Plant Gila Bend , Arizona, United 280 
Thermal Storage 

States 
Molten Salt | Kaxu Solar One 

Pofadder , Northern Cape 
Thermal Storage 

South Africa 
4 .4 .4 Present Energy Storage System Projects in India 


26 :00 : 00 
06 : 00 :00 


11 


02 : 30 :00 


Presently in Indian grid mostly Pumped Storage Hydro Plants (PSHP ) are installed . Potential available in India for P SHP 
capacity , assessed by CEA is more than 96 . 5 GW . However, at present total installed capacity of PSHP is about 4800 MW 
that consists of nine (9 ) plants . Additional, two (2 )PSHP of 1080 MW capacity are now under construction ( Tehri - 1000 
MW and Koyna - 80 MW ). Also , four (4 ) PSHPs with cumulative capacity of 2600 MW (Kundah , 500 MW ,Malshej Ghat 
700 MW ,Humbali - 400 MW , and Turga- 1000 MW ) generation are envisaged for development.Outofthe nine (9 ) installed 
PSHP , only five (5 ) are in operation , and generates about 2600 MW (Srisailam LBPH - 900 MW , Purulia PSS - 900 MW , 
Kadamparai- 400 MW , Ghatgar- 250 MW , and Bhira - 150 MW ) of power in total. Rest ofthe four ( 4 ) installed PSHPs with 
cumulative generation capacity of 2185.6 MW (Sardar Sarovar- 1200 MW , Nagarjun Sagar- 70560 MW , Kandana- 240 
MW , and Panchet Hill - 40 MW ) are not in operation The major reason ofnon -operation is the absence oftail pool damand 
vibration issue. 


Currently a grid connected battery energy storage system project is under implementation at Puducherry . Three different 
technologies ; namely , advanced lead acid , lithium ion and NaNiC 2 Alkaline/ Flow would be installed under this project. 
Advanced Lead Acid and Lithium Ion based BESS are designed for 500kW / 30min ( 250kWh ) rating and Sodium Nickel 
Chloride /Alkaline/Flow batteries shall be designed for 250kW / 4 hours ( 1 MWh). Allthree systems shall be tested mainly for 
frequency regulation and energy time shift applications to facilitate integration of renewables in future . These BESSs shall 
be connected to the network through a 22/ 0.433 kV transformer at Puducherry substation of POWERGRID . 


At Talheti , Rajasthan a 1 MW thermal energy storage system is under operation . Two more small scale molten salt storage 
based projects are under construction in Rajasthan and Gujarat state. A 1,400 KWH Giga -Capacitor based energy storage 
system is under construction at Hyderabad . 


4 .4 .5 


Energy Storage System Road Map 
Keeping in view of large scale renewable integration plan and need for establishment of energy storage facility following 
activities may be taken up on urgent basis : 


A 


Effort to be made to operationalize the 2185 .6 MW installed PSHP . 


A 


Expedite the installation of assessed pumped storage hydro capacity , available in India . 


A 


Carry out studies to determine the siting, sizing and type of energy storage system as per location and grid 
requirement. 
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CHAPTER - 5 


ANALYSIS & STUDIES FOR 2021- 22 


5 . 1 


INTRODUCTION 


5 . 1.1 


The expansion of the transmission system depends on the load demand required to be met and the generation resources 
addition . It is essential to have load demand forecast for planning of transmission network . This includes peak demand 
projections, demand variations over various seasons/months during a year as well as daily variations as the flow on power 
transmission lines keep varying based on load - generation scenarios throughout the year. 


5 .2 


PEAK DEMAND PROJECTIONS FOR PERIOD UP TO END OF 2021- 22 


5 . 2 . 1 


The 19th Electric Power Survey (EPS ) which gives the projection of electric power demand has been finalized . 
Accordingly , the all - India region -wise and state -wise demand has been considered for the present studies, which is given 
below : 


Table – 5 . 2 . 1 : 19th EPS Forecast of Annual Peak Load for 2021 - 22 


YEAR 2021 - 22 
Northern Region 
Western Region 
Southern Region 
Eastern Region 
North - Eastern Reg. 
All India 
| Export: 

Bangladesh 
Nepal 
Total 


Peak MW 

73770 
71020 
62975 
28046 

4499 
225751 


Energy GWH (MU ) 

468196 
481501 
420753 
171228 

23809 
1565486 


1100 

600 
227451 


6979 

3808 
1576273 


5.2. 2 


State -wise EPS projections for the period 2021-22 is given in following table : 


State 


Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab 
Rajasthan 
Uttar Pradesh 
Uttarakhand 
| Chandigarh 
Delhi 
Total 


Northern Region 

Peak MW 

12222 
1898 
3095 
14886 
14435 
23664 
3180 

491 
7471 

73770 
Western Region 

Peak MW 

21429 
15676 
6208 
28866 

858 
1291 


Energy GWH (MU ) 

63618 
11866 
18819 
72392 
91216 
150797 
19406 
2304 
37778 
468196 


Energy GWH (MU ) 


136159 
99871 


State 
Gujarat 
| Madhya Pradesh 
| Chhattisgarh 
Maharashtra 
Goa 
Dadra & Nagar Haveli 
Daman & Diu 
Total 


37840 
189983 

5593 
9343 

2712 
481501 


426 


71020 


Southern Region 

Peak MW 


Energy GWH (MU ) 


State 
Andhra Pradesh 
Karnataka 


11843 
14271 


78540 
85932 
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5263 


Kerala 
Tamil Nadu 


Telangana 
Puducherry 
Total 


20273 
14499 

583 
62975 


31371 
136643 
84603 

3664 
420753 


Eastern Region 

Peak MW 


Energy GWH (MU) 


State 
Bihar 


Jharkhand 


38416 
30649 
32164 


6576 
5193 
5340 
12688 

170 
28046 


Odisha 
West Bengal 
Sikkim 
Total 


69361 


638 
171228 


North Eastern Region 


State 


Peak MW 


EnergyGWH (MU ) 


2713 


14051 


410 


2103 


| Assam 
Manipur 
Meghalaya 
Nagaland 


488 


2566 


234 


1129 


Tripura 


391 


1595 


Arunachal Pradesh 


278 


1498 


Mizoram 


171 


866 


Total 


4499 


23809 


5 .2 .3 Region - wise Growth in Demand 


For comparison purpose , the region -wise growth trend of Peak Demand since 2011- 12 is given below : 


Region 


Peak Demand in 2011 - 12 , 

MW 


Peak Demand in 2016 - 17 , 

MW 


Expected Peak Demand in 2021 - 22 , 

MW 


Northern Region 
| Western Region 
Southern Region 


40248 
42352 
37599 


53372 
48531 
42232 


73770 
71020 
62975 


14707 
1920 
130006 


18908 
2487 
159542 


28046 
4499 
225751 


Eastern Region 
North - Eastern Reg. 
All India 
SAARC 
(EXPORTS ) 
Bangladesh 
Nepal 
Bhutan 
All India + SAARC 


600 


200 


1100 
600 

0 
227451 


0 


130006 


160342 
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Regionwise Growth in Demand 11- 12, 16 - 17 & 21-22 


250000 


200000 


150000 


MW 


100000 


50000 


Northern Region 


Western Region 


Southern Region 


Eastern Region North -Eastern Reg. 


All India 


Peak Demand in 2011 -12, MW 


Peak Demand in 2016 - 17 ,MW 


P eak Demand in 2021-22 ,MW 


5 .3 


GROWTH IN PEAK DEMAND – STATE -WISE 


For comparison purpose , the state -wise growth trend of Peak Demand since 2011-12 is given below : 


State 


Northern Region 
Peak Demand in 2011- 12 , Peak Demand in 2016 - 17 , 
MW 

MW 


Expected Peak Demand in 

2021 -22, MW 


Haryana 


6553 


9262 


12222 


Himachal Pradesh 


1397 


1499 


1898 


Jammu & Kashmir 


2385 


2675 


3095 


10471 


11408 


14886 


Punjab 
Rajasthan 


8188 


10613 


Uttar Pradesh 


12038 


17183 
2037 


14435 
23664 
3180 


Uttarakhand 


1612 


Chandigarh 


361 


491 


263 | 
5031 | 


Delhi 


6342 


7471 


Northern Region 


40248 


53372 


73770 


Western Region 


State 


Peak Demand in 2016 - 17 , 


Peak Demand in 2011 - 12 , 

MW 


MW 


Expected Peak Demand in 

2021- 22 ,MW 


10951 


14724 


21429 


Gujarat 
Madhya Pradesh 
Chhattisgarh 


9151 


11512 


15676 
6208 


3239 
21069 


3875 
22516 


Maharashtra 


28866 
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Goa 


527 


546 


858 


Dadra & Nagar Haveli 


615 


784 


1291 


Daman & Diu 


301 


334 


426 


Western Region 


42352 


48531 


71020 


State 


MW 


Andhra Pradesh 
Karnataka 
Kerala 
Tamil Nadu 
Telangana 
Puducherry 
Southern Region 


Southern Region 
Peak Demand in 2011 - 12 , Peak Demand in 2016 - 17 , 

MW 
7027 

7969 
10545 

10261 
3516 

4132 
12813 

14823 
7027 

9187 
335 

371 
37599 

42232 


Expected Peak Demand in 2021 

22 ,MW 

11843 
14271 

5263 
20273 
14499 

583 
62975 


State 


Bihar 


Jharkhand 


Eastern Region 
Peak Demand in 2011 - 12, Peak Demand in 2016 - 17 , | Expected Peak Demand in 2021 
MW MW 

22 ,MW 
2031 3883 

6576 
2346 2858 

5193 
3589 4012 

5340 
7593 9246 

12688 
100 112 

170 
14707 18788 

28046 


Odisha 


West Bengal 


Sikkim 


Eastern Region 


State 


North -Eastern Region 
Peak Demand in 2011- | Peak Demand in 2016 -17, 
12 ,MW 

MW 
1112 

1673 


Expected Peak Demand in 

2021 -22, MW 

2713 


Assam 


116 


163 


410 


Manipur 
| Meghalaya 
Nagaland 


319 


331 


488 


111 


147 


234 


Tripura 


215 


284 


391 


Arunachal Pradesh 


121 


140 
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Mizoram 


82 


98 


171 


North - Eastern Region 


1920 


2487 


4499 


5 .4 


MONTHLY VARIATION OF PEAK DEMAND 


5 .4 . 1 


The transmission system is planned to meet the peak load demand . During 8760 hours of the year , the load varies on 
diurnal, monthly and seasonal basis. In India there are distinct hours of peak (peak load ) and off -peak (base load ) during a 
year. The region - wise and state -wise load profile is depicted below : 
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SR monthly demand variation 
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5.4.2 


These load profiles have importance in perspective transmission planning as it helps in identifying key load -generation 
scenarios in which there is maximum stress on the system . 


5 . 5 


5 .5.1 


GENERATION CAPACITY UP TO END OF 2021-22 
During 12th five -year plan , about 98660 MW of conventional fossil fuel generation capacity addition was envisaged . This 
was assessed based on the progress and mile -stones achieved by various generation projects that were under 
implementation . State -wise /region -wise capacity is given in following tables. 


Table – 5 .5 .1 : Region -wise Growth in Generation 


| Region 


Addition in 12th 


End of 12th Plan * 


Addition in 2021 
22 


Total Expected (End of 
2021 -22) * 


Plan 


NR 


125382 


30909 


79104 


51192 


WR 


162445 


62281 


116099 


49316 


SR 


127529 


48437 


87394 


49706 


ER 


58001 


12530 


40225 


22976 


NER 


6210 


1785 


3890 


2380 


All India 


480420 


155900 


326832 


176305 


Bhutan 


126 


1542 


2940 


4482 


All India + Bhutan 


328374 


156026 


179245 


484902 


* including the capacity retired in the respective period . 


INSTALLED CAPACITY AT THE END OF THE 

12TH PLAN 

TOTAL - 326 ,832 MW 
Solar, 12 ,290 Biomass , 8 , 294 

Small Hydro , 
Wind , 32 , 278 

4 , 381 


Nuclear, 6 ,780 


Hydro , 44 ,478 


Thermal, 
2 , 18 , 330 
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INSTALLED CAPACITY ADDITION IN 13TH 

PLAN 
TOTAL- 176 , 3055 M Mydro, 


Biomass , 768 


1,629 


_ Thermal, 48 , 261 


Solar, 87 , 802 


Hydro , 6 ,823 
Nuclear, 3 , 300 


Wind, 27 ,722 


INSTALLED CAPACITY AT THE END OF 2021- 22 

TOTAL- 480420 MW 


Hydro , 51,301 

Nuclear, 10 ,080 


Wind, 60 , 000 


Thermal, 
2 ,43 ,876 


Solar, 1,00 ,092 


Small Hydro , 

6 ,010 


Biomass, 9,062 


5 .5 .2 


Following tables give the generation scenario at the end of the 12th Plan (including the capacity retired ). 


Table – 5 .5.2 : Generation Capacity by end of 12th Plan (2012- 17) 


Capacity at the end of the 12th Plan 
Hydro Nuclear Wind Solar 


State 


Thermal 


Biomass 


Total 


Small 
Hydro 


5972 


Northern Region 

0 
0 

0 


| 


| 


81 
0 


96 
0 


74 
832 


0 


| 


Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab 


0 
9533 
3119 
1206 
411 


6223 
10365 
3453 
8909 


0 


0 


1 


175 
6550 
8863 


158 


0 


0 


794 


188 


171 


Rajasthan 


1180 


4282 


1813 


119 


24 


16692 
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440 


22376 
450 


502 
3756 


1938 
73 


0 


Uttar Pradesh 
Uttarakhand 
Delhi 
Chandigarh 
Total-NR 


337 
234 
40 


0 
0 


25 
209 
0 


25618 
4722 
3104 


3048 


0 


O 


16 


0 


0 


17 


0 


0 


17 


47434 


18527 


3318 


2430 


1493 


79104 


440 


| 


23667 
17065 


1990 
2395 


1249 
857 


65 
97 


Gujarat 
| Madhya Pradesh 

Chhattisgarh 
Maharashtra 


1620 

4282 
Western Region 

5340 
0 

2498 
0 

0 
1400 

4771 
0 | 0 
O 


32768 
22998 
20861 


120 


129 


228 


20308 
27476 


17 
86 
76 
346 
0 
0 


2887 


452 


2078 


39410 


48 


0 


48 


0 
0 


0 


0 


0 


Goa 
D . & N . Haveli 
Daman & Diu 
Total-WR 


0 


0 


0 


11 


0 


0 


11 


88564 


7392 


2701 


2468 


525 


116099 


242 


Andhra Pradesh 
Karnataka 


15907 
8833 


1150 
3657 
1882 


436 
1453 


1226 


Kerala 


694 


O 


1867 
1028 

74 
1691 
1287 


0 


213 


23221 
20828 

2915 
29403 
10995 


Tamil Nadu 


1840 

12609 
Southern Region 
0 

3619 
880 

3751 

52 
2440 

7861 
100 

0 
3320 

15383 
Eastern Region 

0 


2203 


886 
158 


123 
O 


Telangana 


14199 
6683 

33 
46348 


2767 


0 


0 


O 


0 


0 


33 


Puducherry 
Total- SR 


11659 


5947 


2933 


1804 


87394 


0 


0 


113 


71 


5023 


4730 
5715 
8880 


273 


0 


0 


109 
23 
79 


0 


4 


6015 
11216 


2142 


65 


| Bihar 

Jharkhand 
| Odisha 
West Bengal 
Sikkim 
Total- ER 


50 
300 


14251 


I 


0 


26 


99 


15954 


0 


1278 
1965 
5658 


0 


52 


2017 
40225 


33576 


237 


463 


291 


North - Eastern Region 


1199 


34 


325 
105 
332 


1570 
146 


36 


5 


0 


363 


31 
31 


0 


75 


Assam 
| Manipur 
Meghalaya 
Nagaland 
Tripura 
Arunachal Pradesh 
Mizoram 
Total-NER 


1132 


16 


O 
405 


106 
1154 
510 


0 


0 


0 


41 


2367 
40 


105 
41 
263 
5 
0 
4381 


3890 

54 


Andaman Nicobar 


0 


1242 
0 
O 
44478 


| 


O 


L 


Other 
Total All India 


0 
6780 


65 


9 
61 
12291 


4 
32278 


0 
0 
8294 


218330 


326832 


5. 5 . 3 


Following tables give the generation scenario thatmay be added during the period 2017-22 . 


Table – 5.5 . 3 : Generation Capacity addition during 2017- 22 ( All figures are in MW ) 


Capacity addition during 2017 -22- Expected /programmed 
Thermal Hydro Nuclear Wind Solar Biomass 


State 


Total 


Small 
Hydro 


Northern Region 

0 / 


Haryana 


O 


O 


4061 | 


64 


4125 


Himachal Pradesh 


1753 


775 


668 


3197 


416 


1153 


O 


1570 


Jammu & Kashmir 
Punjab 
Rajasthan 


0 
0 


3978 
3949 


OTO 


3978 
12807 | 


3140 


| 


| 


1400 


L 


4318 


0 


0 
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1 


1 


10360 


161 | 


0 | 


19101 


Uttar Pradesh 
Uttarakhand 


667 


124 


491 


3540 


8580 
0 
0 
0 


0 
2259 
2259 
0 
0 


Delhi 


T 


2723 


16 


2738 


0 
0 


136 


0 


136 


Chandigarh 
Total- NR 


11720 


4428 


0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 | 
1400 L 4318 

Western Region 
1400 L 3460 
0 3702 
0 

0 


27801 


364 


1159 


51192 


6771 


223 


Gujarat 
Madhya Pradesh 
Chhattisgarh 


8000 
4240 

| 


| 


0 


4818 


0 
0 


0 | 
0 


4420 


1654 


12662 
12760 
6074 
16828 

358 
446 


Maharashtra 


2430 


2829 


11474 


Goa 


0 


0 


0 | 


358 


D . & N . Haveli 


0 


446 


0 
0 
0 


0 | 
0 
0 


Daman & Diu 


188 


188 


0 
9991 


Total -WR 


11890 


1400 


25709 


318 


49316 


Andhra Pradesh 


2900 


960 


4633 


0 | 


0 | 


12974 


Karnataka 


1170 


4669 


241 


8529 


Kerala 


0 


60 


L 


1796 


Tamil Nadu 


5905 


Southern Region 
0 4481 
0 

2449 
0 1 0 
500 

3987 
O 

1900 
0 

0 
500 12817 
Eastern Region 


7193 


0 
0 | 
0 


0 
0 | 
0 


3480 


Telangana 
Puducherry 
Total- SR 


90 

0 
1110 


0 


1856 
17585 
8516 

246 
49706 


3046 

246 
21583 


1 
| 


13455 


0 


241 


0 


0 


Bihar 
Jharkhand 


5210 
1980 


Lo 


2384 
1972 
2298 
4810 


Odisha 


3270 


0 


85 | 
0 | 
0 1 
0 

0 | 
85 


0 
6 | 
0 
0 
0 | 


7679 
3958 
5568 
5380 

391 
22976 


West Bengal 


450 


120 


Sikkim 


0 


355 


0 1 


36 


Total- ER 


10910 


475 


11500 | 


6 


Assam 


/ 


0 


286 
0 
0 


937 | 
105 | 
201 


Manipur 
Meghalaya 
Nagaland 
Tripura 
Arunachal Pradesh 


| 


0 

0 
0 

0 | 

0 / 
0 

0 / 
North - Eastern Region 

0 | 
0 | 0 | 
0 

0 
0 

0 
0 

0 / 
0 

0 
0 

0 
0 | 
0 

0 


| 
. 
1 
| 


0 
0 
40 
0 
0 
710 
60 
810 
0 

0 
6823 


61 


651 | 
105 | 
161 
61 
100 
39 

72 
1189 

18 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 | 


0 
0 | 
0 
0 

0 
95 

0 
95 
0 


Mizoram 


100 
844 

132 
2380 

18 


0 
286 
O 


Total-NER 


| 


Andaman Nicobar 


1 


Other 


0 


0 


596 


1 . 31 


0 


120 


717 .31 


Total All India 


48261 


3300 


27722 


87802 


768 


1629 


176 ,305 


5 . 5 . 4 


Following tables give the generation scenario that is expected by the end of 2021 -22 (after deducting capacity likely to 
retire during 2017 -22). The total Installed Capacity by the end of 2021 -22 is expected to be of the order of 480 .4 GW which 
includes about 175 GW of renewable generation capacity . For the purpose of transmission planning, about 60 GW of wind , 
100 GW of Solar, 9 GW of Biomass and 6 GW of Small Hydro capacity , for which information was available , has been 


282 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


considered . 


Table - 5 .5 .4 : Generation Capacity Expected at the end of the 2021 -22 


( All figures are in MW ) 


Capacity Expected at the end of the 2021 - 22 
Hydro Nuclear Wind Solar 


State 


Thermal 


Biomass 


Total 


Small 
Hydro 


Northern Region 


5762 


0 


160 


11286 


0 


0 
175 


10138 
13562 
5023 


0 


3535 
1206 


4850 


Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab 
Rajasthan 
Uttar Pradesh 
Uttarakhand 
Delhi 


4142 

776 
1155 
4772 
5762 
10697 

900 
2762 


11187 
28649 


411 


11153 
30956 

- 863 
2208 


502 


74 
1500 
158 
171 | 
24 
25 
700 

0 

0 
2652 


6015 

0 


188 
119 
2099 
197 
32 

0 
2795 


2580 8600 
440 

0 
0 

0 
0 

0 
0 | 0 | 
3020 8600 
Western Region 
1840 8800 

0 6200 
0 

0 


44719 
6949 
5002 

153 
125382 


0 


153 


Chandigarh 
Total-NR 


54241 


22955 


31119 


288 


25 


97 


86 


23927 
20475 
23448 
29586 


1990 
2395 

120 
2887 


44890 
34928 
25655 


228 


76 
346 


1400 


7600 


2173 


55918 


Gujarat 
| Madhya Pradesh 

Chhattisgarh 
Maharashtra 
Goa 
D . & N . Haveli 
Daman & Diu 
Total-WR 


8020 
5675 

1783 
11926 

358 
449 

199 
28410 


48 


406 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


449 

199 
162445 


97484 


7392 


3240 


2786 


533 


22600 
Southern Region 
0 8100 

6200 


Andhra Pradesh 


880 


2110 
3657 
1942 
2203 


6500 
5697 
1870 
8884 


436 
1453 

0 
886 


17547 
8283 

694 
14794 
8880 . 5 

33 
50231. 5 


34935 
27637 
4771 


0 . 


52 


242 
1467 
213 
123 

0 


Karnataka 
Kerala 
Tamil Nadu 
Telangana 
Puducherry 
Total-SR 


2940 


41678 


2857 


0 


4333 


158 


0 


11848 

2000 
0 

0 
382028200 | 
Eastern Region 


246 


0 


0 


18228 .5 

279 
127528 


12769 


27530 


2933 


2045 


Bihar 


_ 01 


0 


198 


71 


0 


10 
65 


12272 

8183 
15974 


2493 
1995 
2377 
4836 


Jharkhand 
Odisha 
West Bengal 
Sikkim 
Total - ER 


50 


9510 
5905 
11340 
12531 

0 
39286 


273 
2142 
1398 
2320 
6133 


99 


36 


300 

0 
548 


52 


19164 

2408 
58001 


11737 


297 


North - Eastern Region 

0 


663 


2447 


O 


251 


1425 

36 
0 

0 
1132 


| Assam 

Manipur 
| Meghalaya 
Nagaland 
Tripura 
Arunachal Pradesh 
Mizoram 
Total -NER 
Andaman Nicobar 


325 
105 
372 
75 
0 


O 


0 | 


105 
161 
61 
106 


1115 


31 
31 

16 
200 
41 


0 
0 | 
0 


0 

0 
2593 


39 


0 
0 
0 
0 | 
0 


0 | 
_ 01 


564 
167 
1254 
1354 

173 
6210 

72 


60 


2052 


72 || 
1207 | 

27 


358 


40 


0 


5 
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Other 
Total All India 


0 
243,876 


0 
5 1,301 


0 
10 , 080 


600 
60,000 


62.31 
100,092 


0 
9 ,062 


120 
6 ,010 


782.31 
480420 


5. 5 . 5 


The above generation capacities of about 480. 4 GW would be adequate to meet the annual peak load demand of 225. 7 GW 
by the end of 2021 - 22 . 


5.6 


ASSESSMENT OF TRANSMISSION CAPACITY REQUIREMENT: 


The transmission system requirement needs to be evolved at State level which is aggregated on regional level and then at 
National level . In any given state there can be State sector generation tied up completely to the host state , Central sector 
generation serving more than one State as well as generating stations with 100 % share of host state and Inter -State IPPs . 
Further , each State has its own power demand . The net of power availability from all the sources in a State and its demand 
gives net import or export out of that State . The aggregation of import or export requirement of States within a region , and 
taking into consideration the diversity factor , translates into Inter -regional power transfer requirements . The transmission 
system is evolved to cater to the inter- state and inter - regional power transfer requirements . 


5 . 7 


LOAD GENERATION BALANCE APPROACH : 


In order to find out the requirement of transmission system , it is important to find out the surplus/deficit of each 
Region / State under various conditions which would give the import /export requirement of respective Region /State. For this , 
the total power available within a Region / State has been considered based on the generation projects physically located in 
the Region /State irrespective of its classification . Based on the combined availability of power from central sector /State 
sector /IPP projects in the Region / State as well as the projected demand , the import / export requirement has been worked 
out as shown below : 


Region / State - 1 

(Exporting ) 
Generation 
NState Sector Combined 
Central 

Availability 

of Power 
NIPP 


Region /State- 2 

( Importing ) 
Generation 
N State Sector 

Combined 
Central 

Availability 

of Power 
NIPP 


Demand 


Demand 


If Availability > Demand 


If Availability < Demand 


5 .8 


LOAD -GENERATION SCENARIOS AND TRANSMISSION CAPACITY REQUIREMENTS FOR 2021 -22 


5 .8 . 1 


The basic load generation scenario has been worked out subjected to different scenarios corresponding to seasonal quarterly 
load & generation variations, variation in despatch due to accelerated growth specifically in importing areas etc . 


5 .8 . 2 


The base Load Generation scenario has been evolved for 4 quarters . The power exchanges with neighbouring SAARC 
countries considered for plan period (2017 -22) includes about 4482 MW import from Bhutan and 1100 MW export to 
Bangladesh . With Nepal, the interconnection would be utilized for both import and export of power and net exchange has 
been considered as negligible . The region wise installed capacity and peak demand at the end of 2021- 22, considering the 
import and export with the neighbouring SAARC countries is given below . 

Table 5 .8 .1 – All India Installed Capacity and Peak Demand Expected at the end of 2021 -22 


Region 


Gas 


Coal 


Region 


Coal 


Gas 


OG 


DG 


ro 


Small 


Hydro Nuclear 


Nuclear 


Wind 


Solar 


Wind 


Biomass 


Solar Biomass 


Small 


Total 


Total 


Peak 


Peak 
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Demand 


NR 


WR 


48460 | 5781 

8628111203 
142626 6844 

39186 100 
750 1807 


0 
762 
40 
36 


SR 
ER 


22955 

7392 
12769 
6133 
2052 


3020 
3240 
3820 

0 
0 | 


8600 31119 
22600 28410 
2820027530 

0 11737 
0 | 1207 


2795 
2786 
2933 
548 


Hydro Gen . 

I / C 
2652 | 125382 
533 162445 
2045 | 127529 
297 58001 
358 6210 


73770 
71020 
62975 
28046 
4499 


NER 


0 


217303 


25735 


838 


51301 


10080 


60000 


100092 


9062 


6010 


480420 | 


225751 


0 


All 
India * 
B ’ desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 


0 | 
0 


0 | 
0 


0 | 
0 


0 | 
0 


0 | 
0 


1100 
600 


0 | 
0 

0 
217303 


0 
0 
0 


0 


0 | 

0 
4482 
55783 


0 

0 
4482 
484902 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


25735 


838 


10080 


60000 


100092 


9062 


6010 


227451 


+ 


SAARC 


* All India Capacity includes Islands and UTS (854 MW ) . 


5 .8 . 3 


The Peak Availability Factor for various type of generation which are also dependent on seasonal/monthly load variations 
have been considered based on the factors given in new transmission planning criteria . However, due to low availability of 
Gas and uncertainty of Renewable generation , a low availability factor is taken for Gas and Renewable projects. 
Accordingly , the load generation balance and corresponding transmission capacity requirements for the four quarters are 
given in Table 5 .8 . 3 – 5.8 .6 . 


5 . 8 . 4 


From these tables, it is observed that the Northern and Southern region will remain in deficit and the other three regions 
will have surplus power to feed these deficit regions during peak hours in each quarter . The results of studies carried out to 
simulate these scenarios are given in the Annexures. 


5 . 8 . 5 


The sensitivity studies have been carried out for additional peak load of 3000MW in Northern and Sothern Regions for the 
Scenario when demand is high in both regions and the same are given at Table 5 .8 .7 and 5 . 8 .8 respectively . 


Table 5.8. 3 – Availability Based Load Generation Balance for Q1 – 2021 -22 ( in MW ) 


Region 


Coal 


Gas | DG 


Hydro Nucl | Wind 


Sola 


Bio 


Total 


Dema 


Small 
Hydro 


Surplus/ 
Deficit 


ear 


mass 


nd 


34324 


34324 


1734 


17340 


11478 


11478 


2416 | 1720 


1118 


1326 


54116 


Northern 


67695 


- 13579 


61113 


33610 


3696 


2592 


4520 | 


0 


1114 


1114 


267 


267 


76663 62941 


13722 


Western 


30192 


152 


3056 | 5640 


0 


| 1173 


1023 


| 49674 


55300 


-5626 


Southern 


27755 


30 


8 


149 


31228 


5698 


Eastern 


531 


5427 


1026 


To 


179 


3992 


- 1707 


North Eastern 


15391 


7721 168 


25651 | 8064 


12000 


36253005 


21414 


-541 


Total 


21468 

9 


1100 


- 1100 


Bangladesh 


- 600 


Nepal 


2241 


100 22410 


Bhutan 


TOTO 
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15391 


7721 


168 


27892 


8064 | 12000 


3625 | 3005 


21638 | 21638 


All India + 
SAARC 


Table 5.8.4 – Availability Based Load Generation Balance for Q2 – 2021 - 22 (in MW ) 


Region 


Coal 


Gas 


DG 


Hydro Nuclear 


Wind 


Solar 


Biomass 


Total 


Demand 


Small 
Hydro 


Surplus / 
Deficit 


16069 


2416 


1720 


1118 


1856 


56994 


72221 


- 15227 


Northern 


57118 


3208117340 
57118 
28218 2053 


| 3361 | 0 


| 5174 


2592 


| 45200 


1114 


373 


74253 


60490 


13763 


Western 


28218 


2053 


152 


8938 


3056 


56400 


1173 


1432 


1432 


50663 


50663 


53453 


53453 


- 2790 


Southern 


| 25941 


30 


8 


4293 


1 


0 


0 


219 


208 


30699 


27045 


3654 


Eastern 


497 


1436 


0 TO 1 


251 


2733 


4210 


- 1477 


North Eastern 


143855 


7721 


35911 


8064 


12000 


3625 


4207 


215549 


216947 


- 1398 


Total 


o 


0 


1100 


- 1100 


Bangladesh 


600 


-600 


Nepal 


0 


0 


0 


3137 


TO O 


o 


3137 


0 


3137 


Bhutan 


143855 


7721 


168 


39048 


8064 


120000 


3625 


4207 


218687 


218647 


All India + 
SAARC 


Table 5 .8.5 – Availability Based Load Generation Balance for Q3 – 2021 - 22 ( in MW ) 


Region 


Coal 


Gas 


DG 


Hydro Nuclear Wind Solar 


Biomass 


Total 


Demand 


Small 
Hydro 


Surplus / 

Deficit 


36636 


1734 


13773 


| 2416 


1118 


1591 


5726867394 


- 10126 


Northern 


65228 


3361 


4435 


2592 


1114 


320 


77051 


66532 


10519 


Western 


32225 


2053 


7661 


3056 


1173 


1227 


47548 


55480 


-7932 


Southern 


29625 


3680 


219 


178 


33740 


26274 


7466 


Eastern 


0 
o 


0 0 219 
ooo 


178 
215 


33740 
2562 


26274 
4322 


567 


542 


1231 


215 


2562 


- 1760 


North 


Eastern 
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164281 


7721 


168 


30781 


8064 


| 


3625 


3606 


21824 


219204 


- 960 


Total 


0 


0 


o 


1100 


- 1100 


Bangladesh 


600 


-600 


Nepal 


TO 


2689 


0 


0 


2689 


2689 


Bhutan 


164281 


7721 


168 


33470 


8064 


3625 


3606 


22093 


220904 


30 


All India + 
SAARC 


Table 5.8.6 – Availability Based Load Generation Balance for Q4 – 2021 -22 ( in MW ) 


Region 


Coal 


Gas | DG 


Hydro 


Nuclear 


Wind 


Solar 


Bio -mass 


Total 


Demand 


Small 
Hydro 


Surplus/ 
Deficit 


39262 


1734 


17340 


11478 


2416100 


2416 


1398 


1398 


1326 


57614 


64923 


-7310 


Northern 


69905 


| 3361 


0 1 


3696 


2592 


1393 


267 


81213 


69102 


12111 


Western 


34536 


2053 | 152 | 6385 


3056 


toto 1467 


1467 


1023 


48671 


61275 


- 12604 


Southern 


31748 


| 


30 


| 8 


3067 


274 


+ 149 


35275 


27289 


7987 


Eastern 


608 


1026 


179 


179 


2362 


2362 


4378 


- 2016 


North 


Eastern 


176059 


7721 


168 


25651 


8064 


4531 


3005 


225197 


225751 


-554 


Total 


TO TO 


1100 


- 1100 


Bangladesh 


600 


-600 


Nepal 


0 


0 


2241 


2241 


0 


2241 


2241 


Bhutan 


176059 


7721 


168 


27892 


8064 


4531 


3005 


227438 


| 227451 


- 13 


All India + 
SAARC 


Table 5 . 8 . 7 – Availability Based Load Generation Balance for 02 – 2021- 22 (in MW ): (High NR Demand ) 


Region 


Coal 


Gas 


DG 


Hydro 


Nuclear 


Wind 


Solar 


Biomass 


Total 


| Demand 


Small 
Hydro 


Surplus / 
Deficit 


Northern 


32081 


1734 


16069 


2416 


1118 


1856 


56994 


75221 


- 18227 


| 17200 
45200 


Western 


59965 | 3361 


0 | 5174 


2592 


1114 


373 


77100 


60490 


16610 


Southern 


28218 


2053 | 152 | 8938 


3056 


5640 


1173 


1432 


50663 


53453 


- 2790 


0 
0 


Eastern 


25941 


30 


| 8 | 4293 


0 


0 


219 


208 


30699 


27045 


3654 


North Eastern 


497 


542 


1436 


251 


2733 


4210 


- 1477 
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Total 


146702 


7721 


168 


35911 


8064 


1200 


0 


3625 


4207 


218396 


219830 


- 1433 


Bangladesh 


| 


0 


0 


0 


1100 


- 1100 


0 
0 
0 


0 

0 
| 0 


0 
0 


Nepal 


0 
0 


100 1100 

0 1 0 1 600 
0 31370 


l 


-600 


Bhutan 


| 0 | 3137 


0 


10 


0 


3137 


146702 | 7721 | 168 


39048 


8064 


1200 


3625 


4207 


221534 


221530 


All India + 
SAARC 


Table 5.8.8 – Availability Based Load Generation Balance for Q4 – 2021-22 (in MW ): (High SR Demand ) 


Region 


Coal 


Gas 


Gas 


DG 


Hydro 


Nuclear 


Wind 


Solar 


Biomass 


Solar 


Total 


Demand 


Surplus/ 
Deficit 


39262 


1734 


11478 


2416 


0 


1398 


1326 


5761 


64923 


-7310 


Northern 


72907 


3361 


3696 


2592 


1393 


267 


8421 


69102 


15113 


Western 


34536 


2053 


152 


6385 


3056 


1467 


| 


1023 


4867 


64275 


- 15604 


Southern 


31748 


308 


3067 


0 


0 


274 


| 149 


3527 


27289 


7987 


Eastern 


5 


608 


542 


1026 


0 


179 


2362 


4378 


- 2016 


North 


Eastern 


179061 


7721 


168 


25651 


8064 


4531 


3005 


228751 


- 551 


Total 


2282 
00 


1100 


- 1100 


Bangladesh 


600 


-600 


Nepal 


2241 


2241 


O 


2241 


Bhutan 


179061 


7721 


168 


27892 


8064 


4531 


3005 


2304 


230451 


41 


All India + 
SAARC 


5 .9 


POWER SYSTEM STUDIES 


5 . 9 . 1 


The adequacy of existing & under construction transmission system and requirement of additional transmission system has 
been assessed based on the power system studies representing the power system network of the state as well as inter - state 
transmission system . The load generation balance scenarios highlighted in the previous sections of this chapter have been 
simulated for different quarters of the year. Load Flow studies have been carried out for 2021-22 time frame. The existing 
transmission system and generation projects as well as those planned for the five -year period 2017 - 22 has been simulated in 
the study. As a first step , the base case analysis was carried out for each Quarter and then contingency/ outage analysis and 
sensitivity analysis for N - 2 outage for inter-regional crucial corridors were also carried out. 


5 . 9 . 2 


The study results are represented in terms of the power flow between regions as well as between states in each region . For 
different conditions the power flows are detailed below . 


5 . 9.3 


In base case studies minimum generation has been considered from Renewable Sources (Low wind & Nil solar generation ). 
The generation from Biomass and small hydro sources are likely to be connected at lower voltage levels (i.e. 11kV / 33KV). 
Accordingly , these generations in respective state / region have been adjusted against demand of corresponding state / 
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region . However , wind generation have been assumed to be connected with the grid at 66kV / 110kV/132kV or above 
voltage level . 


5 . 10 


Analysis for Base case quarterly load - generation scenarios 


5. 10.1 


Power flow between Regions 


From the study results, it is seen that the transmission system that are existing , under - construction and planned for the 
period 2017 - 2022 shall be adequate for transfer of power within and among the Regions of the country to meet the 
projected demand . The details of inter- regional power flow in base case for each of the four quarters are depicted in 
following figures (Fig . 5. 1 to 5 .6 ). 


Fig -5 .1: Inter -regional power flow during Quarter - 1 of 2021 -22 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 Q1 
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Fig -5 . 2 : Inter - regional power flow during Quarter - 2 of 2021 - 22 
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POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 
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Fig -5 .3 : Inter- regional power flow during Quarter – 3 of 2021 -22 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 - 22 


BHUTAN 


Base Case 


EXPORT 


NEPAL 


NR 


HIDULTILI HESION 1 

Surplus / Dufloit ( + = ) 
Demand ( incl losses ) 
hvalability 


NER 
190RTH TLTERN EEGION 1 

Surplus / Deficit ( + / - 1 
Demand ( Inel losses ) 
Availability 


- 10121 MM 
64429 MM 
54311 MW 


4213 MN 


ER 


4 


1. 136 


A 


LASTEN DION 

Burplus / buticlute = 


ATALL Liity 


WR 


BANGLADESH 


WESTERN REGION 

Surplus / Deficit ( + / - ) 


10818 MN 


ATNITL11 


16587 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losseo ) 
Availability 


- 7332 MW 
52452 MM 
45120 MIN 


290 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Fig -5 .4 : Inter - regional power flow during Quarter – 4 of 2021 -22 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 Q4 
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Fig -5 .5 : Inter- regional power flow during Quarter – 2 High NR of 2021-22 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 202 High NR 
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Fig -5 .6 : Inter - regional power flow during Quarter – 4 High SR of 2021-22 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 Q4 High SR 
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5. 10 . 2 Power flow between States (Region wise ) 


The detailed power flow within each region and among the states in each region and tie - line flows are given at Annexure 
5 .1 - 5 .4 for Q - 1 , Q -2, Q -3 and Q -4 , respectively , as detailed below : 


Region /States 


Case Studies 


Q - 1 


0 - 3 


NR States 


WR States 


SR States 


Annex -5 . 1a 

( Q - 1) 
Annex - 5 . 1b 

( Q - 1 ) 
Annex -5 . 1c 

( Q - 1 ) 
Annex -5 . 1d 

( Q - 1 ) 
Annex - 5 . le 

( Q - 1 ) 


Q -2 
Annex -5 . 2a 

( Q - 2) 
Annex - 5 . 2b 

( Q - 2) 
Annex -5 .2c 

( Q - 2 ) 
Annex -5. 2d 

( Q - 2 ) 
Annex -5 .2e 

( Q - 2 ) 


Annex -5 . 3a 

( Q - 3 ) 
Annex -5 .3b 

( Q -3 ) 
Annex -5 .3c 

( Q - 3 ) 
Annex -5 . 3d 

( Q - 3 ) 
Annex - 5 . 3e 

( Q - 3 ) 


Q -4 
Annex -5 .4a 

( Q -4 ) 
Annex -5. 4b 

( Q -4 ) 
Annex -5 .4c 

( Q - 4 ) 
Annex - 5 .4d 

( Q - 4 ) 
Annex - 5.4e 

(Q -4 ) 


ER States 


NER States 


5 . 11 Analysis of Power Flow Study results 


From system studies , it was observed that the planned transmission corridors towards SR and NR are sufficient to cater to 
the assessed import requirement of SR /NR for year ending 2021 -22 under normal, as well as N -1 & N - 2 contingency 
conditions. 


Q1 (NR ) 


ANNEX : 5 . 1a 
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Q4 (NR ) 


ANNEX : 5. 4a 
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ANNEX : 5 .1b 
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Q2 (WR ) 


ANNEX : 5 .2b 
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ANNEX 5 . 3b 
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HARYANA 


UDNYA PERDILSET 

Sarpia / batiait 
Dead finel lei ) 


UTTAR PRADESH 


GUJARAT 


Surplu / b - flaitl = 1 


18277 M 


Avilubility 


DNH 


11 :20 


CHHATTISGARH 


MAHARASHTRA 


ISI 


CHHATTISGAU 

Surplue / befiit + 1 - 1 


JHARKHAND 


HULUSHIHI 

Surplus / Dutiei 


1 - 1 


25260 MW 


Availability 


Availability 


ODISHA 


2015 MA 


GOA 


TAMILNADU 


TELANGANA 


Surploe /bfiitu 


KARNATAKA 
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Q4 (WR ) 


ANNEX : 5 .4b 


POWER SCENARIO : WESTERN REGION 
BY END OF XIN PLAN ) HARYANA 

RAJASTHANG 


MADHYA PRADESH 


HARYANA 


הא 
דד 
141 


UTTAR PRADESH 


GUJARAT 


Tvepluuficit [ 1 = 1 


17111 


DD 


DHH 


CHHATTISGARH 


MAHARASHTRA 


CHELLTISELLE 
Klu /BLES 
Duand liselle 


JHARKHAND 


AT Ilabalis 


HA 


ODISHA 


TAMILNADU 


TELANGANA 


Dund final 1 


HE 


KARNATAKA 


Q1 (SR ) 


ANNEX : 5 . 1c 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 

(BY END OF XH PLAN ) 


WR (MAHARASHTRA ) 


1074 


WA MAHARASHTRA ) TALCHER HVDC IERI 


ER (ODISHA) 


TELANGANA 


ANDHRA PRADESH 


KARNATAKA 


WR (GOAK 


Surplus / built 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC ( 

WA) 


) 


1513 


- 170 


Turplus / Deficit 
Dend final 10min 
Availability 


TAMIL 10 :00 - 
ljus / batal 
Dend ( incl 10a 


1522 HW 


14071 HE 


5 PONDICHERRY 
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Q2 (SR ) 


ANNEX : 5 .20 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 


(BY END OF XN PLAN ) 


WR (MAHARASHTRA ) 


WR MAHARASHTRA ) TALCHER HVDC EA ] 


ER (ODISHA) 


I TELANGANA 


2704 


TELANGANA 
Surplus/ Deficit [ + / - ) 


Hi 


11311 
2015 


ANDHRA PRADESH 


KARNATAKA 


WR (GOAN 


KARNATALE 

Nusplus / Dallait ( / - 1 
De and livel lokal 


ALDEA FILDESHI 
Surpluratioitt - 1 
Duard [ 1901 loum 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC (WR ) 


Gurplus bellele [ + / - 1 


121 ) HA 


TAMIL NADO E 
Surplus/ fiaitu 


Availability 


Availabili 


PONDICHERRY 


Q3 ( SR ) 


ANNEX : 5. 3c 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 


(BY END OF XIN PLAN ) 


WR (MAHARASHTRA ) 


WR MAHARASHTRA) TALCHER HYDC (ER ) 


ERODISHA ) 


TELANGANA 


2510 


Surplus Deficit [ . = 

und finel lennu 
Availah11LLY 


- 1791 HR 
11323 HW 


ANDHRA PRADESH 


KARNATAKA 


WA (GOAK 


LAH 


Surplus Darielle 


11104 HW 


JUDETUL.P L . 
Surplus /bilgit - 1 - 1 
Dund ( Incl Seas 
Availability 


1100 W 
929 How 


Availability 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC (WA ) 


2576 MB 


2013 


211 HH 


TUIL U : 
Durplus /Deficit ( + 1 - 1 
Demand ( incl lausu 


KallblILY 


- 173 ) 
15843 16 


5 PONDICHERRY 
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Q4 (SR ) 


ANNEX : 5 .4c 


POWER SCENARIO : SOUTHERN REGION 


(BY END OF XII PLAN ) 


WR (MAHARASHTRA) 


WR(MAHARASHTRA ) TALCHER HVDC (ER ) 


ER (ODISHA) 


TELANGANA 


TILLANA 
Surplus / bafleit [ + / - ) 
Dimand ( incl leuun ) 


- 2787 


2319 MM 


ANDHRA PRADESH 


KARNATAKA 


WR (GOAS 


KARRATUTA 1 


Dad 


finel la 


12518 MW 
2207 MW 


funplus / buficit [ + / - 1 
Demand ( inct lok . 
Arailability 


10240 V 


- 111 MM 


KERALA 


TAMIL NADU 


RAIGARH HVDC (WR ) 


- JITI H 


Jurplus Dellele 
PEN inel nu 
Availability 


TAMIL NADU 
Surplus /Dat [ - 


hrall LLLILT 


** >> PONDICHERRY 


Q1 (ER ) 


ANNEX : 5 . 1d 
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SIKKIM 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 

( BY END OF XIII PLAN ) 


Durplus D 


ictt / 


BIHAR 


מ 
דב 


Sarpiu / Defiait 
De and finel 1051 ) 
Avaliability 


- 
HR UP 


BHUTAN 


WEST BENGAL 


NR (UP ) < 


- NER (AS ) 


HVOC 


Surplus / Derici 


- 


JHARKHAND 


Avulubility 


>> BANGLADESH 


Surplus / Deficit [ + 


1 


4352 MB 


kvailability 


WR (Chhat.) 


215 W 


ODISHA 


ODISHA 

Surplus / Deficit [ + / - 1 
Defund finel louan 
Avaliability 


WA (Chhat.) 


HVDC 


2010 M 


103 m 


Q2 (ER ) 


ANNEX : 5 .20 
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SIKKIM 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 

(BY END OF XIN PLAN ) 


Surplus / Delicitar 
Demand ( incl 19 


BIHAR 


217 HW 


lurplus / befielt [ + / - 1 
Dennd uncl lol 


NR (UP ) a 


BHUTAN 


WEST BENGAL 


NR (UP ) 6 


NER (AS ) 


Нурс 


Deod ( inel loma) 


JHARKHAND 


WH 


1010 MW 


BANGLADESH 


JHARKHAND 

Surplus , Delicity 
Dend Linel los 
AvailabiliT 


WR ( Chhat. ) 


ODISHA 


ODISIA : 

plus / bufieit [ + / - 1 
Demund [ incl lom 
Avallability 


PD11 


WR (Chhat.) 


HVDC 


HVDC 


2010 


Q3 ( ER ) 


ANNEX : 5 . 3d 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 


SIKKIM 


BY END OF XII PLAN ) 


Burplus / barbeit 
Dend ( lne ! 1011 
AvailabilLET 


BIHAR 


Earplum Deficit [ + 1 = 1 
Dand final less 
Irailability 


NA (UP ) & 


BHUTAN 


WEST BENGAL 


NR (UP ) 


- 1256 


NER (AS ) 


HVDC 


Sarplus / Dafieitr + 1 
betand finel local 
Availability 


1937 ) HW 


JHARKHAND 


- 347 MIN 


1010 KM 


BANGLADESH 


Surplus / Darleitt 


WR ( Chhal.) 


ODISHA 


Surplus / Deficit + / 


Availability 


WR (Chhat.) 


HVDC 
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04 (ER ) 


ANNEX : 5 .40 


POWER SCENARIO : EASTERN REGION 


SIKKII 


(BY END OF XHIL PLAN ) 


furplus /Dilait ( + 1 = ) 
Demund ( inch 100mm 


773 
151 


BIHAR 


Surplus efficit [ + / - ) 


NA (UP ) 


_ -567 


Availability 


BHUTAN 


WEST BENGAL 


NR (UP ) & 


NER (AS ) 


HVDC 


WLST ENSAL ! 

Gurplurb TIL F 
Di final la . 
Atilability 


JHARKHAND 


- 371 HW 


1010 M 


BANGLADESH 


Surplumrouticle 


/ - ) 


WR ( Chhat.) 


ODISHA 


OD11 : 1. 

Surplus Deflect 
D 

[ inelles 
Availability 


WR (Chhat ) 


HVDC 


SR (KA ) 


SR (AP ) 


Q1 (NER ) 


ANNEX : 5. le 


POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 

(BY END OF XIL PLAN ) 


ARUNACHAL PRADESH 


AHLITAN 


Ayal bility 


IH 


ER (WB ) 


ASSAM 


NAGALAND 


Dr. Line Inn 


1721 


ER (WB ) 


72 V 


MEGHALAYA 


MANIPUR 


- TUO 


Anilability 


TRIPURA 


MIZORAM 


BANGLA 
DESH 


EL LLIURE 


- 1 


MH 
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Q2 (NER ) 


ANNEX : 5 .2e 


POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 

(BY END OF X PLAN ) 


ARUNACHAL PRADESH 


BHUTAN 


ARNACHTI 


- 


Surplu detteita 
Da linell Lou 


inel loses 
ilability 


1111 - 


ER (WB) 


117 KM 


ASSAM 


NAGALAND 


Surplus Delicit 
Daud ingl 10 
while 


) 
. 1 


- 191 


Arulability 


ER (WB ) a 


MEGHALAYA 


MANIPUR 


HIGULATA 

Burplus Definit ( + / - 


TPORI 
Surplus DELeit 


22 


11 


Inilu lily 


TRIPURA 


MIZORAM 


BANGLA 4 
DESH 


split - 
Da tinch lon H 
Aulability 


kurpluidatieil ( - 1 
Dund finel 1 
bility 


TA 


Q3 (NER ) 


ANNEX : 5 .3e 
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POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 

(BY END OF XII PLAN ) 


ARUNACHAL PRADESH 


BHUTAN 


thrplus / 
Dund ( 1 


ficit ( - 1 

1 


Surplus / Defieit 
Dund final ou 


- 1 


ER (WB) 


115 


ASSAM 


NAGALAND 


! 


Surplaat 


luplurefiitiu - i 


d 


7075 - 
1012 H 


= 1250 


Availability 


ERW 


ER (WB ) & 


MEGHALAYA 


MANIPUR 


MUSIPUR 1 

Suplus / Leit = - 1 
bind inel los . 


Surplus / Cxficit 
Duud lingi li 
Avalehti 


TH 


TRIPURA 


MIZORAM 


BANGLA 
DESH 


D 


) 


101 


Desd ( incl len 


sd ( incl 1 
kra latility 


TN 


ETTE 


Q4 (NER ) 


ANNEX : 5 . 4e 


POWER SCENARIO : NORTH EASTERN REGION 

BY END OF XA PLAN ) 


ARUNACHAL PRADESH 


BHUTAN 


LE 


LE 


ER ( 

WB) 


11 ) 


ASSAM 


NAGALAND 


. 1 


DULU 10 
Ayu lubility 


15 


I 


100 H 


- 155 


70 


Lullability 


ER (WA 


MEGHALAYA 


MANIPUR 


uplus /blueil 


2 . 


W 


TRIPURA 


MIZORAM 


BANGLA 
DESH 


LIFU . 


FO VE 
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5 . 12 


Analysis and Studies for Integration of about 175 GW ofGeneration from Renewable Sources 


5 .12.1 The Power flow studies described above was based on the conventional source of energy with minimum generation from 

Renewable sources. The integration of about 175 GW of renewable Generation capacity includes about 60GW of wind , 100 
GW of Solar , 9 GW of Biomass and 6 GW of small hydro capacity . The generation from Biomass and small hydro sources 
and major part of solar generation are likely to be connected at lower voltage levels ( i. e. 11kV / 33kV ) . 


5 . 12.2 Power System studies cases 


The planning of transmission system for the period 2017- 2022 has taken into account only grid connected generation from 
Renewable sources, which is considered to be about 94GW (wind and solar generation ). Out of 100 GW of Solar 
Generation , only about 34 GW , which are expected to be connected to grid at 66kV /110kV /132kV or above voltage level , 
has been considered for simulation . The remaining solar generation has been assumed as either rooftop solar generation or 
distributed generation connected at 11kV / 33kV level for which demand has been adjusted in respective regions. However, 
60GW of Wind generation have been assumed to be connected with the grid at 66kV /110kV /132kV or above voltage level. 
Accordingly , three likely Scenarios : Noon -High Wind , Noon - Low Wind and Evening - High Wind have been simulated and 
the corresponding changes in the inter-regional power flows are shown in Annexures mentioned below . 


Region /States 


Case Studies 


Q -1 


Q -2 


Q -3 


Q -4 


Noon High Wind 


Annex - 5 .7a 


Annex -5 .5a 

( Q - 1) 


Annex -5 .6a 

(Q - 2) 


Annex -5. 8a 

( Q -4 ) 


( Q - 3 ) 


Noon Low Wind 


Annex -5 . 5b 


Annex -5 . 7b 


Annex -5 .6b 

(Q - 2) 


Annex - 5 .8b 

( Q -4 ) 


( Q - 1 ) 


( Q -3 ) 


Evening High Wind 


Annex - 5 .50 


Annex - 5 . 7c 


Annex - 5 . 8c 


Annex -5 .6c 

( Q -2) 


(Q - 1) 


(Q -3) 


(Q -4 ) 


1. 


Noon - High Wind 


Availability Based Load Generation Balance for Q1 – 2021-22 ( in MW ) 
Region Coal Gas DG Hydro Nuclear Wind Solar 


Bio 


mass 


0 


24182 
43054 
21270 
19554 

374 
108434 


0 
0 
0 


1118 
1114 
1173 
219 


0 
0 


2296 

739 
1277 
613 
205 
5130 


2416 430018671 
2592 | 11300 17046 
3056 14100 16518 
0 

0 7042 

0 724 
8064 | 30000 | 60055 


NR 
WR 
SR 
ER 
NER 
Total 
B ’ desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 
+ SAARC 


Small Total Demand Surplus/ 
Hydro 

Deficit 
265 53248 67695 L - 14447 

53 75899 62941 12958 
205 57599 55300 2299 
30 27458 25530 1928 
36 1339 3992 - 2653 
601 215909 214689 1220 
0 

1100 

- 1100 
0 

600 -600 
448 

0 

448 
601 216358 216389 


0 


0 


0 


3625 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 0 
0 

0 
30000 60055 


0 


448 
5578 


O 


| 108434 


8064 


3625 


- 32 


| Availability Based Load Generation Balance for 02 – 2021 - 22 ( in MW ) 
Region Coal Gas DG | Hydro Nuclear Wind Solar 


Bio 


mass 


NR 
WR 


241570 

430110 
| 212490 

19534 
L 374 


0 
0 
0 


68872416 4300 15560 
2218 2592 11300 14205 
3831 3056 | 14100 | 13765 | 
1840 

0 0 5869 
616 0 0 604 


SR 


Small 
Hydro 

796 
160 
614 

89 
107 | 


1118 
1114 
1173 | 
219 

0 | 


Total Demand Surplus/ 

Deficit 
55233 72221 - 16988 
74600 60490 14110 
57787 53453 L 4335 
27551 27045 506 
1700 4210 - 2509 


ER 
NER 


0 


0 
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3625 


307 


8064 3000050046 

0 0 0 


0 
0 
0 
0 


Total 108326 
B ’ desh 

0 
Nepal 

0 
Bhutan 

0 
All India | 108326 
+ SAARC 


0 
0 
0 
0 


15390 

0 

0 
1345 
16735 


0 


0 


1803 217254 | 216947 

1100 
0 

600 
1345 

0 
1803 | 218598 218647 


- 1100 
-600 
1345 


O 


0 
8064 3000050046 


0 
3625 


- 48 


| Availability Based Load Generation Balance for 03 – 2021-22 (in MW ) 
Region Coal Gas | DG | Hydro | Nuclear Wind Solar 


Bio 
mass 
1118 
1114 


0 


0 


| 


0 


0 


2416 
2592 
3056 


1720 
4520 
5640 


15560 
14205 
13765 
5869 


2040 


13765 


173 


0 
0 


0 
0 


2296 

739 
1277 
613 

205 
5130 


0 


| NR 

31451 
WR 

55996 
SR 

27664 
ER 

25432 
NER 

487 
Total 141030 
B ’ desh 

0 
Nepal 
Bhutan 
All India | 141030 
+ SAARC 


0 


Small Total Demand 
Hydro 

265 54825 67394 

53 79220 66532 
205 52780 55480 
30 32162 26274 

36 1331 1 4322 
601 | 220496 219204 

1100 
0 

600 
448 

0 
601 220944 220904 


Surplus/ 

Deficit 
- 12569 
12688 
-2701 
5889 
-2991 

1291 
- 1100 
-600 
448 


604 


0 
0 
0 


0 
0 
0 


8064 


219 

0 
3625 

0 
0 


12000 


50046 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


0 
0 


O 


0 


0 
448 
5578 


0 0 

0 
0 

0 
8064 | 12000 50046 


0 


0 


O 


3625 


40 


0 


Availability Based Load Generation Balance for 04 – 2021 - 22 ( in MW ) 
Region Coal Gas DG Hydro Nuclear Wind Solar Bio 

mass 
NR 132711 0 0 22962416 1720 155601398 
WR 

58240 0 0 739 2592 4520 14205 1393 
SR 28773 

1277 3056 5640 13765 1467 
ER 26451 0 0 613 

0 

0 5869 274 
NER 

506 0 0 2050 0 604 0 
Total 146680 0 0 5130 8064 12000 50046 4531 
B ’ desh 0 0 

0 0 0 0 
Nepal 

0 0 0 

0 

0 0 0 0 
Bhutan 0 0 0 448 

0 0 0 0 
All India | 146680 

5578 8064 | 12000 | 50046 4531 
+ SAARC 


Small Total Demand | Surplus/ 
Hydro 

Deficit 
265 56364 64923 -8559 

53 81742 69102 12640 
205 54181 61275 - 7093 
30 33236 27289 5947 

1351 4378 - 3027 
601 | 227052 225751 1301 

0 1100 - 1100 
01 600 -600 
448 

448 
601 227500 227451 


36 


O 


0 


0 


0 . 


0 


49 


Noon - Low Wind 


| Availability Based Load Generation Balance for Q1 – 2021-22 (in MW ) 
Region Coal Gas DG Hydro Nuclear Wind Solar 


Bio 
mass 
1118 
1114 
1173 
219 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


NR 
WR 
SR 
ER 
NER 
Total 
B ’ desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 
+ SAARC 


2296 

739 
1277 
613 

205 
5130 


29536 101 
52588 0 
25981 0 
23884 0 

457 0 
132446 0 

0 0 
0 0 

0 
132446 


0 


0 


Small Total | Demand 
Hydro 

265 | 55162 67695 

53 76393 62941 
205 51029 55300 
30 31788 25530 
36 1422 3992 
601 | 215921 | 214689 

1100 

600 
448 

0 
601 216370 216389 


2416 860 
2592 2260 
3056 | 2820 
0 0 

0 
8064 | 6000 

0 
0 

0 
0 

0 
8064 


Surplus/ 

Deficit 
- 12532 
13452 
- 4271 
6258 
- 2570 

1232 
- 1100 
-600 
448 


18671 
17046 
16518 
7042 

724 
60055 

0 
0 

0 
60055 


3625 

0 


0 


0 


0 


O 


0 


0 


0 


0 
448 
5578 


0 


3625 


- 20 


| Availability Based Load Generation Balance for Q2 - 2021 - 22 ( in MW ) 
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| Region 


| 


Coal Gas DG | Hydro Nuclear Wind 


Solar 


29517 
52554 
25963 
23868 

457 
132359 

| 0 | 


Bio 
mass 
1118 
1114 
1173 
219 


OOOO 


2416 860 | 15560 
2592226014205 
3056 2820 | 13765 

5869 

604 
8064600050046 


0 


0 


NR 
WR 
SR 
ER 
NER 
Total 
B ’desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 
+ SAARC 


Small Total | Demand 
Hydro 

796 57153 72221 
160 75103 60490 
614 51222 53453 

89 31885 27045 
107 1783 4210 
1803 | 217288 216947 

1100 

600 
0 1345 
1803218632 218647 


6887 

2218 
0 3831 
0 1840 
0 616 

15390 
0 | 0 | 
0 
0 1345 

16735 


0 . 


Surplus/ 
Deficit 
- 15068 
14613 
- 2231 
4840 
- 2427 

341 
- 1100 
-600 
1345 
- 15 


0 


3625 


o 


0 


0 


0 | 
0 
0 


O 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


132359 


0 


8064 


6000 50046 


3625 


| Availability Based Load Generation Balance for Q3 – 2021 - 22 ( in MW ) 
Region Coal Gas | DG | Hydro Nuclear Wind Solar 


| 


Total Demand 


0 


0 


2296 
739 


2416 
2592 
3056 


Bio 
mass 
1118 
1114 
1173 
219 


1277 


34116 
60742 
30009 
27587 

528 
152981 


0 


Small 
Hydro 

265 
53 
205 
30 
36 
601 


0 


55770 
79446 
49484 
34318 

1373 
220447 


14205 
13765 
5869 

604 
50046 


NR 
WR 
SR 
ER 
NER 
Total 
B ’ desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 
+ SAARC 


67394 
66532 
55480 
26274 

4322 
219204 

1100 
600 


613 

205 
5130 


0 


Surplus/ 

Deficit 
- 11624 
12914 
- 5996 
8044 
-2949 

1243 
- 1100 
-600 
448 


0 


0 


0 


0 


8064 


3625 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


448 


0 
152981 


0 
0 

448 
601 | 220896 


5578 


8064 


50046 


3625 


220904 


Availability Based Load Generation Balance for 04 – 2021 - 22 ( in MW ) 
Region 

| Coal Gas DG Hydro Nuclear Wind Solar 


NR 
WR 
SR 


2416 
2592 
3056 


| 353760 
| 62985 | 

31117 
28606 | 

548 0 
| 158631 | 

0 
0 

0 
| 158631 


| 2296 
0 739 

1277 
0 | 613 

205 
0 | 5130 
0 0 


0 | 15560 
014205 
0 13765 

5869 
0 604 
050046 


ER 


Bio - 
mass 
1398 
1393 
1467 
274 

O 
4531 


0 
0 
0 
0 | 

0 
0 | 
0 
0 
0 
0 


Small Total Demand 
Hydro 
265 

57310 64923 
53 81968 69102 
205 50886 61275 

35391 27289 

1392 4378 
601 227003 | 225751 
0 

0 1100 
0 

600 
448 

0 
| 227452 227451 


Surplus/ 
Deficit 
- 7614 
12865 
- 10389 

8103 
- 2986 

1252 
- 1100 


30 
36 


NER 
Total 
B ’desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 
+ SAARC 


8064 


0 


0 


0 


0 


- 600 


0 
0 


0 


0 . 


0 


448 


0 
0 


448 
5578 


8064 


0 


1 


50046 


4531 


601 


Evening High Wind 
| Availability Based Load Generation Balance for Q1 – 2021 - 22 ( in MW ) 
Region Coal Gas | DG | Hydro Nuclear Wind Solar 


Total Demand 


0 


Surplus / 

Deficit 
- 16653 
14657 


0 


0 


NR 
WR 
SR 
ER 
NER 


32105 
57161 

28240 
| 259610 

497 0 


Bio 
mass 
1118 
1114 
1173 
219 

0 


9182 
2957 
5108 
2453 
821 


Small 
Hydro 

1061 
213 
818 
119 
143 


2416 5160 
259213560 
3056 16920 

0 0 
0 0 


0 


0 


51042 
77598 
55315 
28752 
1461 


6 7695 
62941 
55300 
25530 
3992 


14 


0 
0 


0 
0 1 


3 222 | 
- 2531 
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8064 


36000 


3625 


2404 


214576 


0 


143963 

20520 
0 0 0 0 

0 | 0 | 0 0 | | 
0001793 
143963 

0 22313 


214689 

1100 
600 


- 113 
- 1100 
-600 
1793 


0 


0 


0 


Total 
B ’ desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 
+ SAARC 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1793 
216369 


| 


806436000 


3625 


2404 


216389 


- 20 


| Availability Based Load Generation Balance for Q2 - 2021- 22 (in MW ) 
Region | Coal Gas | DG | Hydro | Nuclear | Wind | Solar 


Total Demand 


Bio 
mass 


2416 
2592 
3056 

0 


51600 
13560 
16920 


013773 

4435 

7661 
0 3680 || 
0 1231 

30781 


NR 

298510 
WR 

53149 
SR 

26258 
ER 

241390 
NER 

462 
Total 133859 
B ’desh 
Nepal 

0 
Bhutan 

0 
All India | 133859 
+ SAARC 


1118 
1114 
1173 
219 

0 
3625 


Small 
Hydro 
1591 

320 
1227 
178 
215 
3606 


53910 
75170 
56295 
28216 

1908 
215934 


72221 
60490 
53453 
27045 

4210 
216947 

1100 
600 


Surplus/ 

Deficit 
- 18311 
14681 
2842 
1171 
- 2302 
- 1013 
- 1100 
-600 
2689 


0 


O 


8064 


36000 


0 


0 


0 


O 


OlOl 


0 


0 


0 
0 


0 
0 


0 
2689 
33470 


0 


0 
3625 


8064 


36000 


2689 
| 218623 


3606 


218647 


- 23 


Availability Based Load Generation Balance for 03 – 2021- 22 ( in MW ) 
Region Coal Gas DG | Hydro | Nuclear Wind Solar 


Total Demand 


Bio 
mass 


NR 


2416 
2592 
3056 

0 


3440 
9040 
11280 


1118 
1114 
1173 
219 

0 
3625 


Small 
Hydro 
1326 

267 
1023 
149 
179 
3005 


0 


34407 

0 11478 
61260 0 0 3696 
30264 0 0 6385 
278220 0 3067 
533 

1026 
154285 0 0 25651 

0 0 
0 0 

0 
000 2241 
154285 

27892 


54184 
77968 
53181 
31256 

1738 
218629 

O 


67394 
66532 
55480 
26274 

4322 
219204 
1100 
600 


WR 
SR 
ER 
NER 
Total 
B ’ desh 
Nepal 
Bhutan 
All India 
+ SAARC 


0 . 


Surplus/ 

Deficit 
- 13210 
11436 
- 2300 
4983 
- 2584 

-575 
- 1100 

-600 
2241 


O 


806424000 


0 


0 


O 


0 


O 


0 


0 

2241 
3005 | 220870 


0 


8064 


24000 


3625 


220904 


- 34 


Availability Based Load Generation Balance for Q4 – 2021 - 22 (in MW ) 
Region | Coal Gas | DG | Hydro Nuclear Wind Solar 


Bio 


Total Demand 


Surplus/ 


Small 
Hydro 


mass 


Deficit 


NR 


0 | 9182 


2416 | 3440 | 0 


1398 


1061 


54544 


64923 


- 10379 


WR 


0 | 
0 
0 | 


0 


2957 


0 


1393 


213 


82157 


37048 
65962 
32588 
29958 


13054 


SR 


0 


5108 


2592 | 9040 
3056 | 11280 

0 0 


0 


1467 


818 


54316 


69102 
61275 
27289 


-6959 


ER 


2453 


274 


119 


32804 


5515 


NER 


573 


821 


0 


0 


0 . 


0 


143 


1537 


4378 


- 2840 


Total 


| 166128 


20520 


8064 


24000 


4531 


2404 


225648 


225751 


- 103 


B ’desh 


0 


1100 


- 1100 


0 
0 


Nepal 


0 


0 


0 


-600 


600 

0 


Bhutan 


1793 


0 


0 


1793 


1793 


All India 


166128 


22313 


8064 | 24000 


4531 


2404 


227440 


227451 


- 11 
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+ SAARC | TUTT 


+ SAARC 


I 


Q1 ( Noon High Wind ) 


ANNEX : 5 .5a 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


EXPORT 


435 MW 


NEPAL 


NR 


NORTHERN FOON 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
D nd ( insi le 


NER 
MTH EUSTE JEG OG 

Tuinplus / Defici = = = 
Demand ( incl losses ) 
Availability 


- 54584 K 
53169 KM 


3533 MW 


ER 


ELTERN ELECION 


1410 W 


und uns 196 
Availability 


WR 


> BANGLADESH 


14200 MM 


WESTERN REGION : 

Surplus / Deficit [ + / - ) 
Demand ( inel loe ses ! 
Availability 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( inel losses ) 
Availability 


1111 


43104 M 
45606 MA 


Q1 (Noon Low Wind ) 


ANNEX : 5 .5b 
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POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 - 22 


BHUTAN 


EXPORT 


NEPAL 


NR 


NORTHERN IORI 

purplus Dafieitſ- / - ) 
Demand ( inc ! lossea ) 


NER 
PUTH EASTER EGIONS 

Susplus /Dfieit [ + / - 1 
Demand ( Inel losses ) 


- 12424 MORE 
52050 14 


3525 MM 
145 HAE 


ER 


Burplus / katiait [ + / - 1 


Availability 


WR 


=> BANGLADESH 


WESTERN REGION 

Surplua / Deficit [ + / - ) 


14066 MH 
52317 HK 


AYRILDLILLY 


SR 


SOUTHERN REGION 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
bemand ( incl losses ) 
Avallability 


- 4253 MW 
42627 HW 
38374 MW 


Q1 (Evening High Wind ) 


ANNEX : 5.5c 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


1177 HW 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTH EASTERN REGION : 

plan / b . £lclt / - ) 


NORIHERN HEDIONI 

pes / 041 LE 


lyullabili SY 


1506 HA 


48720 HH 


ER 


EASTER DEDION # 

Turplus /btlelut / 


15122 MW 


Availability 


20714 HER 


WR 


D BANGLADESH 


WESTEN 19ICH I 


Availability 


78 .120 MW 


SR 


100THERN REGION 

upplun / Borleitt 


Availabil ! " 
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Q2 (Noon High Wind ) 


ANNEX : 5 .6a 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 - 22 


BHUTAN 


EXPORT 


133 . HH 


NEPAL 


1220 V 


NR 


NER 
HATE ELITIN LEGACY 

Bustum / Daf Lolt = 1 


Hurlus / DufLeitf. 


59543 1G 


ERHE 


Availability 


511 to 


10731 MW 


EAJTER TEICY | 
ANEplus / betlelt ( + / - ) 

und be loads ) 
Aralla Lilly 


12527 


WR 


BANGLADESH 


Eurplus / LaLisL+ 1 = 1 


51674 KW 


SR 


uplunduficie [ + / - 1 
Dy and final love 


Q2 (Noon Low Wind ) 


ANNEX : 5.6b 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


NER 
REGIONI 


NORK EAGTE 


NORTHERN PEDICK : 

Zutplur /belielul / - ) 


Demand Ine ! 100cal 


3705 H 


AVAILABILITY 


141TM 


ER 


73542 WW 


EASTERN FEGION I 

Surplus / Datiait - / - ) 
Dvd Incl los 


WR 


>> BANGLADESH 


TESTLAUFEGION : 

Suitlus / [ fielt = = 1 
Demed inel loseol 


5109S H 


SR 


DOUTHERI TEISON : 


Dead ( intl 1 - 586 ) 
Avallability 
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Q2 ( Evening High Wind ) 


ANNEX : 5 .6c 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 


BHUTAN 


EXPORT 


2669 MW 


NEPAL 


115 MI 


NR 


NER 
NORTH EASTERN REORONE 


HORIHEHN REGION 

Surplus /Dellele + / 
Demand ( incl lossen 


- 18306 MB 


Demand ( incl losses ) 


4160 MM 


ER 


ELITEPN FEOION : 

Surplus bellele ( / = 1 


1171 HR 


Avaliability 


WR 


• BANGLADESH 


WESTERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 


15607 MW 
59779 MW 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Availability 


2850 MA 
51022 MB 
53872 MA 


Q3 (Noon High Wind ) 


ANNEX : 5 .7a 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


EXPORT 


433 MM 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTH LAGTUIN REGIOLI 

Surplus Deficit ( + / = 
Demand ( incl losses ) 
AYSilability 


Qurplus / Deficiat+ / = ) 
barand ( incl locem 


55260 MM 


- 3021 H 
4026 MAL 
1005 H 


ER 


Availtility 


21819 N 
27749 H 


WR 


=> BANGLADESH 


WESTERN REGION : 

Surplus /Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losges ) 


13340 MN 
57897 MB 
71236 H 


2219 MM 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl looses ) 
Availability 


III 


- 2615 MM 
44851 NW 
42236 MW 
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Q3 (Noon Low Wind ) 


ANNEX : 5 . 7b 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


NER 
NONTE ENSTEIN LEGIOS : 

utrlua / Deficit ) 


NOTHERS BEGICE : 

Jurplus /Dotiele - / - ) 


: 


- 11565 


THE 


A111 :11LEY 


ER 


EASTERN FEC : 00 

durplus / fleit [ + / 


10313 MWY 


2013 H 
21740 M 


Arall -Llty 


WR 


>> BANGLADESH 


buepi 


Dafiei Elur 


T169 VW 


2588 NW 


SR 


plutoni = 12l + - 1 
Cand cinei 10 yıl 


Q3 (Evening High Wind ) 


ANNEX : 5 .7c 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 -22 


BHUTAN 


DEPORT 


2222 MM 


NEPAL 


2000 


W 


NR 


NER 
NORTH EASTERN ETORN 

Susplua / = flelt [ 


NORIELFU REGION 

SurplusD ELE1 + - ) 


- 1220T 


ER 


2537 H 


11124 MM 


EASTERN EEGICS 

Surplus , bofleiu [ + - ) 
Dani . (Lncl 1 


3109 


WR 


> > BANGLADESH 


VESTEJF 


Avaliulity 


SR 


Evoplum / Dudlalt / 


53011 MM 
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Q4 (Noon High Wind ) 


ANNEX : 5 .8a 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


433 MW 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTH EATEEN AION ! 


NORTHERN PEDIO 

Susplus / Darleit ( + / 


- 83 . 4 MM 


Demand ( inel losses ) 


AV1L1 EY 


ER 


15 


EASTER EGICI I 

Burplus D - flaitītr 


72752 


WR 


BANGLADESH 


WESTERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Avallulity 


13615 KW 
60173 MW 
12729 KN 


3115 MWY 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit [ + / - ) 
Demand ( inel loses ) 
Availability 


- 7083 M 
50239 MB 
43156 M 


Q4 ( Noon Low Wind ) 


ANNEX : 5 . 8b 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021- 22 


BHUTAN 


NEPAL 


NR 


WORTHERN PEGIC 


NER 
104111 EAJTESE LION 

Surplum / fioit [ + / - 1 
Demand Cinol 10 


14N 


final las 


45123 MH 


1090 H 


ER 


LUDIN LEGION 

Surplusieit [ + / - 1 


$ 210 MM 
13103 HH 
JO913 


vil . lity 


WR 


BANGLADESH 


Sgpina / Definit ( + / - 1 


- 1015 ) MM 


10057 IM 
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Q4 ( Evening High Wind ) 


ANNEX : 5. 80 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


EXPORT 


1774 MM 


NEPAL 


NR 


NORINO : 115101 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl lo $ 869 ) 
Availability 


NER 
MOGLIE EWTET PIGEON : 

Surplus Deficit ; - ) 
Demand ( incl losses ) 
Avallahtlity 


- 10366 MK 
61525 MN 
51161 


4325 HW 
1511 KM 


ER 


EL TERUS TIC : 

Surplus Dulcl = 


kyllability 


WR 


> BANGLADESH 


WESTBK REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 


14552 MN 
67868 MH 


3905 LW 


3149 MW 


SR 


SOUTHERN REGION 

Surplus / Deficit ( - / = > 
Demand ( nel losses ) 
Availability 


= 6954 MM 
58415 MM 
51461 MM 


5 . 13 


Analysis of Power Flow Study results for Integration of RES 


During day time (off -peak hours), the coal / gas based generation are to be ramped down depending the availability of wind 
and Solar generation in different Quarters. Similarly , during peak hours, when solar generation is likely to be zero / 
minimum , the coal / gas based generation are to be ramped up . The ramping up /down requirement will vary for different 
Quarters of the year. Hence , in the analysis , it is assumed that the all- India peak dispatch from wind would be about 50 % of 
the installed capacity of Wind Generation and that from solar plants would be 60 % of the installed capacity during summer 
months and 50 % during rest of the months due to spatial diversity. From system studies, it is observed that the planned 
inter - state transmission system is sufficient to cater to variable dispatches from wind and solar generation . 


The N - 2 contingency analysis (considering outage of tower / outage ofboth circuits of D /c line) was carried out considering 
the outage of following high capacity critical corridors ( 765kV or HVDC ) between NR -WR , ER -SR , ER -NR and WR -SR 
during the quarters where the corridor is likely to be under maximum stress . It is observed that all transmission elements are 
operating within desired limits . The inter -regional power flows under such condition is given below : 


Scenario 


Quarter 


Case 


Sr. 
No. 


ER -NR 


ER -WR 


ER -SR 


WR -NR WR -SR 


NER -ER 


02 


Without any outage 


311 


-3120 


398 


Noon High 

Wind 


16731 


-4864 


-2562 


475 


- 3280 


384 


16575 


- 4850 


- 2562 


Agra -Gwalior 765kV D / C 
line (NR -WR ) 
Jabalpur -Orai 765kV D/C 
line (NR -WR ) 


558 


-3371 


389 


16474 


-4855 


-2562 


1460 


- 4398 


454 


15749 


-4923 


- 2562 


Champa - Kurukshetra 
+ /- 800kV HVDC (NR 
WR ) 
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Without any outage 


2784 


480 


3370 


7336 


3961 


- 1736 


2812 


456 


3368 


7309 


3964 


- 1736 


Gaya – Varanasi 765kV || 
D / C ( ER -NR ) 


Q3 


Evening 
Low Wind 


2143 


1276 


3463 


7980 


3871 


- 1717 


Agra – Alipurdwar + / 
800kV HVDC (ER -NR ) 


Without any outage 


1877 


225 


4327 


5418 


8095 


- 1994 


2043 


1383 


3001 


5253 


9398 


- 1994 


Angul-Srikakulam 765kV 
D /C line ( ER -SR ) 


04 


1994 


-679 


5109 


5303 


7503 


- 1994 


Raigarh - Pugalur +/ 
800kV HVDC (WR -SR ) 


The inter -regional Power flow for various scenarios of N - 2 conditions simulated for the critical corridors mentioned in the 
above table is as detailed below : 


Region /States 


Case Studies 


Annex - 5 . 9a 


Agra-Gwalior 765kV D / C line (NR 
WR ) 


( Q - 2) 


Jabalpur -Orai 765kV D / C line (NR 


Noon High Wind 


0 - 2 


WR ) 


Annex -5 . 9b 

(Q -2 ) 


Champa – Kurukshetra + / - 800kV 
HVDC (NR -WR ) 


Annex -5. 9c 

( Q - 2) 


Gaya – Varanasi 765kV D / C (ER -NR ) 


Annex -5 .90 

( Q -2 ) 


Evening Low Wind 


Q -3 


Agra – Alipurdwar + /- 800kV HVDC 
(ER -NR ) 


Annex -5. 9e 


(Q -2 ) 


Angul- Srikakulam 765kV D / C line 
(ER -SR ) 


Annex -5 . 9f 

(Q -2) 


Q -4 


Raigarh - Pugalur + /- 800kV HVDC 
(WR - SR ) 


Annex -5. 9g 

( Q -2 ) 
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Agra -Gwalior 765kV D / C line (NR -WR ) 


ANNEX : 5 . 9a 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


EXPORT 


1331 MM 


NEPAL 


NR 


NER 
REGIOS ! 


H04274 ZANTE 


HOVIHET NICIO 

$40plus / bulei - / - ) 
Demund ( incl leende ) 


11050 
59571 MB 


Deband ( incl losses ) 
Amaliability 


3769 MM 
1112 


ER 


WR 


BANGLADESH 


WESTERN REGION : 

Surplus / Deflait ( + / - ) 
Demand ( inci loadeal 
Availability 


15005 MM 
51675 MM 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Availability 


42760 MM 


Jabalpur -Orai 765kV D / C line (NR -WR ) 


ANNEX : 5 . 9b 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


DETONT 


1331 


NEPAL 


NR 


NER 
WORTH EASTERN EGZION1 

Durplus / D = Elele - 1 


- 17032 


Surplan / Deflity 
Deerd ( incl leren 
Atalantlity 


ER 


LASTLE REGION . 
aplus / £5e , [ + / - ) 

and inc ! lol 


WR 


BANGLADESH 


VESTEN FLOION 1 

Surpuar 21 lu r 1 
band final lausu ) 


1855 MYY 


SR 


VIHERN TBION 
Furlu . D - ELLET = ) 


17327 
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Champa – Kurukshetra + /- 800kV HVDC (NR -WR ) 


ANNEX : 5 .9c 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 - 22 


BHUTAN 


EXPORT 


1331 MW 


NEPAL 


NR 


NORTHERN PEGION 

Sarplus / Dellelt ( + / - ) 
Demand incl 10szer ) 


NER 
NORTH EASTERN REGIONI 

tutplu / belielu - 
Demand ( Inel losses ) 


- 17209 MW 
59729 MW 


- 1571 
3769 MA 


LIGIT REGION 1 

Surplus ,D ielit . ) 
Desand lacl loa . . 
hvalability 


12527 H 


WR 


> BANGLADESH 


Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Availability 


15224 MM 
51348 MM 


SR 


Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Availability 


42758 MA 
47227 MA 


Gaya – Varanasi 765kV D /C (ER -NR ) 


ANNEX : 5 . 90 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021 - 22 


BHUTAN 


EXPORT 


NEPAL 


125 MW 


NR 


NER 


Surplus / Deficit ( + / 


- Tri Thị 


Duplu / Darlalt = 1 
Demand ( incl logoea ) 


4213 MA 


54311 M 


ER 


plus /Do£ ! = 12 [ + / 


7414 14 


] ] 14 ) HH 


WR 


= > BANGLADESH 


WESTLAN REGION : 

Surplue / Deficit ( + / - ) 
Dersand ( icel 1032 . a ) 


10817 MW 
65769 M 


1354 MILY 


SR 


SOUTHERN REGION : 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( inel losses ) 
Availability 


- 7332 MM 
52452 VA 
45120 MM 
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Agra 


Alinu 
ANIPU 


dwar + / - 800kV HVDC (ER - NR ) 


ANNEX : 5 . 9e 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


EXPORT 


2668 MW 


NEPAL 


NR 


MORTHERN PEGIONE 

Surplus / Bulleit ( + / 
Demard (incl losses ) 


NER 
NORTH ENSTEAN FRON 

lurplus Dallelui 
Demand ( inal losses ) 


4197 MA 


64431 MM 


ER 


= 1117 


ELUSTEEGIONI 

uplas / but1012 . / 
Demand et les 


WR 


D 


BANGLADESH 


WESTLIN REGION 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demnand ( incl losses ) 


10575 MW 
65790 MM 


3463 W 


SR 


BOHITHET . HEÜIO 

Surplus / Deficit ( + / - ) 
Demand ( incl losses ) 
Availabilly 


= 7334 MA 
52454 MM 
45120 MA 


Angul-Srikakulam 765kV D / C line (ER - SR ) 


ANNEX : 5 .9f 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 


2224 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTH EASTERN EFOR00 

Seplus / buf ! cit ( + - ) 


NORIHEN REGIONI 

Surpla Bulle [ + / - ) 


- T296 


230 ) MM 


ER 


EASTERN EEGION 1 


7508 H 


D 


und tine ! Los 
Availability 


3405 ) Na 


WR 


- > BANGLADESH 


VESIEN TOIO 

Busplus /bilclucah 


9 :39 . MW 


SIMIN 


SR 


DOUEK 110264 
Furluu /Edleitu = 1 

und fine le 
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Raigarh - Pugalur + /- 800kV HVDC (WR-SR ) 


ANNEX : 5.9g 


POWER SCENARIO OF INDIA : 2021-22 


BHUTAN 
DOPORT 


NEPAL 


NR 


NER 
NORTH EASTERO FEOION 

Sueplus / taclelt [ + / - 1 


HORTHERN REGION 

Surplus belle [ + / - 1 


Availability 


kyailability 


ER 


EASTERN REGION 1 

Busplua / buclelt [ + / - 1 
Dand livello 
Arullability 


WR 


> > BANGLADESH 


VLIETU 201ol 

Butplu berle ! : 


- ) 


7503 MW 


SR 


OUIKEN 10: 01 
Furplus / Budaku 


5 .14 


Conclusion 


All the inter- regional flows have been summarised for various scenarios considered in the system studies and the same is given below 
in Table 5 . 14 .1 and Figure 5 .14 . 1. It is observed that adequate margin is available in each inter- regional corridor, as far as power 
transmission capacity is concerned . But it should not be confused with the Power transmission capability in the same corridor, which 
depends on the constraints / availability of various transmission elements at a particular time under consideration . Hence it is difficult 
and not desirable to indicate the power transmission capability in inter - regional corridors, as number of permutation / combinations 


are possible / feasible . 


Table 5 . 14 . 1: Inter -regional flows for various scenarios considered for studies 

ER-NR ER -WR ER -SR WR -NR WR -SR NER- ER 


Q1 [base case - Evening Low Wind ] 


2525 


-736 


2758 


11049 


2861 


- 1683 


Q2 [base case - Evening Low Wind ] 


2664 


- 1231 


2131 


12522 


643 


- 1445 


Q3 [base case- Evening Low Wind ] 


2784 


480 


3370 


7336 


3961 


- 1736 


Q4 [base case - Evening Low Wind ] 


1877 


225 


4327 


5418 


8095 


- 1994 


Q1[Noon High Wind ] 


- 332 


- 2679 


885 


14916 


- 3387 


- 2840 


Q1[Noon Low Wind ] 


945 


-837 


2482 


11479 


1770 


- 2582 


Q1[ Evening High Wind ] 


1526 


-2293 


1562 


15122 


- 1584 


-2500 


Q2[ Noon High Wind ] 


311 


- 3120 


398 


16731 


- 4864 


-2562 


Q2[ Noon Low Wind ] 


1477 


- 1526 


2063 


13542 


157 


- 2478 


Q2 [Evening High Wind ] 


1721 


-2801 


930 


16586 


- 3780 


- 2265 
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| Q3[Noon High Wind ] 


729 


- 1284 


2219 


11660 


396 


- 3013 


Q3[Noon Low Wind ] 


1252 


-507 


3062 


10313 


2868 


- 2975 


1883 


- 1230 


2295 


11324 


- 2537 


Q3[Evening High Wind ] 
Q4 [Noon High Wind ] 


- 163 


- 1170 


3115 


8477 


3968 


- 3033 


Q4 [Noon Low Wind ] 


505 


- 441 


3904 


6989 


6249 


-2989 


Q4 [ Evening High Wind ] 


1066 


- 1447 


3149 


9300 


3805 


- 2782 


Maximum Power Flow Between two Regions 


2784 


- 3120 


4327 


16731 


8095 


- 3033 


Maximum Power Transmission Capacity 


22530 


21190 


7830 


36720 


23920 


5860 


Between Two Regions 


12 . 36 


14 . 72 


55 . 26 


45 . 56 


33 .84 


51 . 76 


Maximum Power Flow as % of Maximum 
Power Transmission Capacity 


Inter-regional flows 


20000 


15000 


10000 


5000 


- 10000 


- ER -NR 


ER -WR 


ER -SR 


WR- NR 


WR- SRNER - ER 


Figure 5 . 14 . 1 : Inter - regional flows for various scenarios considered for studies 
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CHAPTER - 6 


REVIEW OF 12th PLAN PROGRESS AND PROGRAMME 


6 .1 


ADEQUACY OF ON -GOING TRANSMISSION PLAN 


6 . 1 . 1 


At the end of XI Five - Year Plan , i.e. as on 31st March , the installed generation capacity and peak demand in the country was 
about 178 GW and 130 GW respectively . The corresponding transmission network ( 220kV and above voltage level 
including HVDC ) spread over the country was 258 ,000 circuit kilometres and trans formation capacity was 410GVA . 


6 . 1 .2 


Considering a demand of 198 GW as forecasted by the 18th EPS , the generation capacity addition requirement for the XIIth 
Plan was assessed to be about 88 GW . This generation – load scenario became the basis for taking up detailed planning 
exercise and finalizing the transmission development programme by the Central Transmission Utility and the State 
Transmission Utilities corresponding to the actual pace of 12th Plan development happening in generation and the actual 
area-wise load gwowths . And , accordingly , 107440 CKM ( circuit kilometres ) of transmission lines and 270000 MVA of 
substation transformation capacity , at 220 kV and above voltage levels , was planned . 
However, the peak demand during the 12th Plan i.e. by 31st March 2017 was only around 160 GW . The generation addition 
was 99209 MW from conventional sources which is about 112 % of the target . There has been capacity addition of 32 .7 GW 
from Renewable Energy Sources during 12 th Plan period. 


6 . 1 . 3 


6 . 1 .4 


Implementation of the transmission plan went fairly well . Total of 110370 Ckm (against target of 107440 Ckm ) of 
transmission lines and 321 464MVA ( against target of 270000MVA ) of transformation capacity additions in substation have 
been achieved during 12th plan period . This is a significant achievement 


6 . 1.5 


Transmission constraints only during short - term periods are sometimes experienced . This is mainly due to delay /slip in the 
upcoming generation projects as per target and addition of some generating units outside the target . A few of the 
transmission works were also got delayed/held up because of Right -of-Way (RoW ) is sues ,non -availability /delay in getting 
Forest Clearance and delay in land acquisition for sub - stations. 


6 . 2 


SUMMARY OF EXISTING (IX to XII PLAN ) TRANSMISSION SYSTEM 


6 .2 .1 


The following table gives the transmission system in the country as achieved at the end of IX , X , and XI Plan periods: 


Unit 


At the end of IX Plan ie 
March 2002 


At the end of X Plan ie 
March 2007 


At the end of XI Plan ie 
March 2012 


X Plan 


XI Plan 


Ckm 


5872 


9432 


TRANSMISSION LINES 
HVDC + / - 500 kV 
765 kV 
400 kV 


IX Plan 
3138 

971 
49378 


Ckm 


2184 


Ckm 


75722 
114629 


230 / 220 kV 


Ckm 


96993 
150480 


5250 
106819 
135980 
257481 
XI Plan 
25000 


Total Transmission Line 


Ckm 


198407 


SUB STATIONS – AC 


IX Plan 


X Plan 


MVA 
MVA 
MVA 


60380 


92942 


151027 


116363 


156497 


223774 


765 kV 
400 kV 
230 / 220 kV 
Total- AC Substation 
HVDC TERMINALS 
HVDC Bipole +Monopole 


MVA 


176743 


399801 


249439 
X Plan 


IX Plan 


XI Plan 


MW 


3000 


5000 


6750 


HVDC BTB 


MW 


2000 


3000 


3000 


MW 


5000 


8000 


9750 


Total 
| HVDC Terminal Capacity 


322 
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6 .2 .2 


The following tables gives transmission system addition during 12th Plan period . 


Added during 12th | % Achieved WRT 
Plan i.e . upto March Plan Target (March 
, 2017 

2017 ) 


6124 


82 % 


25990 


96 % 


Summary of progress during 12 th Plan upto March, 2017: 
Transmission Unit | At the end of XI Targeted Addition 
System 

Plan (Mar. 2012 ) for XII Plan 
Type / Voltage 

Class 
TRANSMISSION LINES 
(a ) HVDC + 500kV / Ckm 

9432 

7440 
+ 800 kV Bipole 
(b ) 765 kV Ckm 

5250 

27000 
(c ) 400 kV Ckm 106819 

38000 
( d ) 230 / 220 V Ckm 135980 

35000 
Total 

257481 

107440 
Transmission Lines 
SUBSTATIONS 
(a ) 765 kV MVA 

25000 

149000 
(b ) 400 kV MVA 151027 

45000 
(c) 230 /220 kV MVA 

223774 

76000 
Total – Substations MVA 

399801 

270000 


50968 


134 % 


27288 


78 % 


Ckm 


110370 


103 % 


142500 


96 % 


89780 


200 % 


89184 


117 % 
119 % 


321464 


HVDC 


6750 


12750 


9750 


76 % 


(a)Bi- pole link | MW 
capacity 
(b ) Back -to back MW 
capacity 
Total of (a ), (b ) | MW 


3000 


9750 


12750 


9750 


76 % 


# Up to 10th Plan , the ckm figures show the total stringi ng carried out. From 11th Plan onwards, 
the policy has changed to reckon only the lines that have been commissioned or have become 
ready for commissioning . Accordingly , the addition during 11 " Plan has been adjusted with 
10852 ckm . ( 765kV – 480 ckm , 400kV – 6548 ckmand 220kV – 3824 ckm ). 


6 .2.3 


The following tables give cumulative addition up to end of 12th Plan periodi.e. by March 2017 . 


Commulative addition up to end of 12th Plan period 


Unit 


Transmission System 

Type / Voltage Class 


At the end of 10th 
Plan (Mar. 

2007 ) 


At the end of 11th | 
Plan (Mar. 
2012 ) 


Added during 

12th Plan 


Commulative at 
the end of 12th 
Plan 


5872 


9432 


6124 


15556 


2184 
75722 
114629 
198407 


5250 
106819 
135980 
257481 


25990 
50968 
27288 
110370 


31240 
157787 
163268 
367851 


| TRANSMISSION LINES 
( a ) HVDC + 500k V / 800 kV Ckm 
Bipole 
(b ) 765 kV 

Ckm 
( C ) 400 kV 

Ckm 
( d ) 230 / 220 V 

Ckm 
Total - Transmission Lines 

Ckm 
SUB STATIONS 
(a ) 765 kV 

MVA 
(b ) 400 kV 

MVA 
(c ) 230 / 220 kV 

MVA 
Total – Substations 

MVA 
HVDC 
( a )Bi-pole link capacity 

MW 
(b ) Back - to back capacity 
Total of ( a ) , ( b ) 

TMW 1 


0 
92942 
156497 
249439 


25000 
151027 
223774 
399801 


142500 
89780 
89184 
321464 


167500 
240807 
312958 
721265 


9750 


MW 


5000 

3000 
8000 


6750 
3000 
750 


0 


16500 

3000 
1 9500 


9 


9750 
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At end of XII 

Plan i.e. 
31.03 .2017 


6 .3 DEVELOPMENT OF HVDC SYSTEMS DURING XII PLAN 
A summary ofdevelopment of HVDC systems in India during the XII Plan period is given below : 
HVDC Transmission Systems 

At the end Addition 
of XI Plan during XII 

Plan 
HVDC Bipole Line 
Chandrapur- Padghe | + 500kV MSEB 

ckm 

1504 
Rihand -Dadri 

+ 500kV PGCIL 

ckm 

1634 
Talcher -Kolar 

+ 500kV PGCIL 

ckm 

2734 
Balia - Bhiwadi(2500MW ) 

+ 500kV LPGCIL 

ckm 

1580 
Mundra -Mohindergarh 

+ 500kV L Adani 

ckm 

1980 
Biswanath Chariy ali - Agra 

+ 800kV PGCIL ckm 

3506 
+ 800 kV HVDC Bipole between + 800kV PGCIL 

ckm 

2574 
Champa Pooling Station - 
Kurukshetra line 
LILO of Bishwanath Chariali - + 800kV PGCIL 

ckm 

44 
Agra at Alipurduar (pole - III ) 
TOTAL 

9432 

6124 


1504 
1634 
2734 
1580 
1980 
3506 
2574 


44 


T 


15556 


1500 
1500 
2500 
1250 


HVDC Bi- pole Transmission Capacity 
Chandrapur - Padghe 

bipole 
Rihand -Dadri 

bipole 
Talcher -Kolar 

bipole 
| Balia -Bhiwadi 

bipole 
Mundra -Mohindergarh 

bipole 
Biswanath Chariy ali - Agra 

bipole 
Champa - Kurukshetra (Pole - 1 ) bipole 
Alipurduar & Agra (Extn .)HVDC bipole 
S / S (Pole - 3 ) 
TOTAL 


MSEB MW 
| PGCIL 

MW 
PGCIL 

MW 
PGCIL 

MW 
Adani MW 
PGCILI MW 
PGCIL MW 
PGCIL 

MW 


1250 
2500 
3000 
1500 
1500 


1500 
1500 
2500 
2500 
2500 
3000 
1500 
1500 


MW 


6750 


9750 


16500 


500 
1000 


L 


HVDC Back - to -back Transmission Capacity 
Vindhachal 

b - t - b PGCIL 
Chandrapur 

b 

- t -b PGCIL 
Gazuwaka 

b 

-t - 

bPGCIL 
Sasaram 

b -t -b PGCIL 
TOTAL 

Grand Total 


MW 
MW 
MW 
MW 
MW 


L 


1000 


500 
1000 
1000 
500 
3000 
9750 


500 
3000 
19500 


MW 


9750 


6 .4 


DEVELOPMENT OF 765KV SYSTEMS DURING XII PLAN 


Up to 10th plan all 765 kV systems in the country were operated at 400kV. Sipat to Seoni was the first transmission system 
that was operated at 765kV in Sept 2007 . This set a new milestonein development oftransmission system in the country . A 
summary ofdevelopment of 765kV transmission system in India at the end of the XII Plan period is given below : 


6 . 4 . 1 765 kV Transmission Lines: 


Name of Transmission Lines 


At the end 
of XI Plan 


Addition 
during XII | 

Plan 


S / C 
S / C 
S / C 
S / C 


ckm 
ckm 
ckm 
ckm 


At end of XII 

Plan i.e . 
31.03 .2017 

409 
275 
287 
186 


409 
275 
287 
186 
184 
128 


UPPCL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 

PGCIL 
| GCIL 
PGCIL 


S / C 
S / C 


ckm 
ckm 


Anpara -Unnao 

Kishenpur -Moga L - 1 ( W ) 
| Kishenpur-Moga L -2 (E ) 

Tehri -Meerut Line - 1 
Tehri -Meerut Line - 2 
Agra -Gwalior Line- 1 
Gwalior - Bina Line - 1 
Gaya - Balia 
Balia -Lucknow 
Sipat -Seoni Line - 1 
Sipat- Seoni Line - 2 
Seoni – Bina ( to be initially op . at 


184 
128 


S / C 
S / C 


ckm 
ckm 


235 
228 


235 
228 


320 


PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 


320 
351 


351 


S / C 
S / C 
S / C 
S / C 


PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 


354 
293 


354 
293 


324 
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SIC 


PGCIL 


ckm 


269 


269 


PGCIL 


ckm 


261 


261 


ckm 


233 


233 
128 


PGCIL 


ckm 


128 


PGCIL 


ckm 


21 


PGCIL 


ckm 


16 


337 
274 


337 
274 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
UPPCL 


ckm 
ckm 
ckm 
ckm 


311 
148 


311 
148 


ckm 


UPPCL 


ckm 


ckm 
ckm 


273 
334 
276 
85 


ckm 
ckm 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 


273 
334 
276 

85 
241 
252 


ckm 


241 
252 


ckm 


ckm 
ckm 


242 
268 


242 
268 


400KV) 
Seoni-Wardha line - 1 ( to be initially op . at S /C 
400KV) 
Seoni-Wardha line-2 (to be initially op . | S/C 
at 400KV ) 
Gwalior- Bina Line - 2 

S / C 
Agra -Gwalior Line- 2 ( to be initially op. S / C 
at 400KV ) 
LILO of Tehri - Meerut D / C line at Tehri | S / C 
Pooling Point (to be charged at 400kV) 
LILO of Sipat - Seoni (2nd Ckt) at WR S / C 
Pooling station Near Sipat 
Sasaram Fatehpur (Line - 1 ) 

S / C 
Satna -Bina line - 1 

S / C 
Bina - Indore 

S / C 
Gaya- Sasaram 

S / C 
Shifting of Anpara -B -Unnao point from | S / C 
Anpara - B to Anpara -C 
Shifting of Anpara - B - Unnao 

S / C 
termaination pointat Unnao 
Bhiwani - Moga 

S / C 
Fatehpur- Agra Line I 

S / C 
Satna - Bina line - II 

S / C 
Jhatikara - Bhiwani 

S / C 
Sasan - Satna line - I 

S / C 
Agra - Jhatikara 

S / C 
Sasan - Satna line - II 

S / C 
Meerut - Agra 

S / C 
Sasaram - Fatehpur line - II 

S / C 
Fatehpur- Agra line - II 

S / C 
Raigarh Pooling Station (Near Kotra ) - 
Raigarh Pooling Station ( Near Tammar ) 
line 
Jabalpur Pooling Station - Bina line D / C 
Raichur - Sholapur 

S /C 
Meerut - Bhiwani line 

S / C 
Raigarh Pooling Station (Near Kotra ) - D / C 
Raipur Pooling Station line 
Satna -Gwalior line (Ckt- I) 

S / C 
LILO ofRanchi - WR Pooling Station at D / C 
Dharamjay garh / near Korba . 
Lucknow - Bareilly line 

S / C 
Ranchi - WR Pooling Station 

S / C 
| Tiroda - Akola - II 

S / C 
Anta - Phagi ( Jaipur South Ckt 
2 ) (Charged at 400kV ) 
Anta - Phagi ( Jaipur South Ckt- 1) 

S / C 
Bina - Gwalior line ( 3rd Ckt) 

S / C 
Champa Pooling Station - 

S / C 
Dharamjay garh / Near Korba Switching 
Station line 
Champa Pooling Station - Raipur Pooling D / C 
Station line 
Indore - Vadodara 

S / C 
Kurnool - Raichur ( IInd Ckt) 

S / C 
Rihand - Vindhyachal Pooling Station | S / C 
( 1st Ckt) 


ckm 


355 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 


355 
334 


ckm 


334 


D / C 


ckm 


98 


98 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 
ckm 


459 
208 
174 


459 
208 
174 


ckm 


480 


480 


PGCIL 


ckm 


337 


337 
10 


PGCIL 


ckm 


10 


PGCIL 


ckm 


PGCIL 
APL 
RVPNL 


ckm 
ckm 
ckm 


252 
381 
361 


252 
381 
361 


SIC 


214 


214 


RVPNL 


ckm 


212 


212 
231 


231 


PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 


62 


62 


PGCIL 


ckm 


298 


298 


ckm 


320 


320 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 


ckm 


118 


118 


ckm 


31 


31 
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325 


ckm 


300 


300 


ckm 
ckm 


690 
300 


690 
300 


602 


ckm 
ckm 


602 
710 


710 


D / C 


ckm 
ckm 


736 
268 


736 
268 


ckm 


274 


274 


ckm 


271 


271 


ckm 
ckm 


701 
208 


701 
208 


219 


219 


Jharsuguda Pooling Station 

D / C PGCIL 
Dharamjay garh line. 
Wardha - Aurangabad - I 

D / C 

PGCIL 
Satna - Gwalior line (60 Km D /C 

D / C + S / C || PGCIL 
Portion ) Ckt- II 
Kurnool - Nellore 

D / C 

PGCIL 
Kurnool - Thiruv alam line 

D / C 

PGCIL 
Raipur Pooling Station - Wardha line 

PGCIL 
Sholapur - Pune 

S / C 

PGCIL 
Angul Pooling Station - Jharsuguda SC PGCIL 
Pooling Station line-I 
Vindhyachal Pooling Station - Satna line | D / C + S / C PGCIL 
( 2 Km D / C Portion ) Ckt- I 
Wardha - Aurangabad - II 

D / C 

PGCIL 
Raichur - Sholapur line 

S / C 

RSTCL 
Akola - Aurangabad line ckt- I 

S / C 

APL 
Aurangabad - Dhule ( BDTCL ) 

S / C 

SGL 
Bhopal - Indore (BDTCL ) 

S / C 

SGL 
Dhule - Vadodara (BDTCL ) 

S / C 

SGL 
Tiroda - Koradi - Akola - Aur 

S / C 

APL 
line ckt- II 
| Anpara C - Anpara D 

S / C UPPTCL 
Sasan - Vindhyachal ( PS) 

S / C 

PGCIL 
Meerut - Moga line 

S / C 

PGCIL 
Raigarh Pooling Station (Near Kotra ) - S / C PGCIL 
Champa Pooling Station line 
Gwalior - Jaipur (Ckt 1 ) 

| S /C PGCIL 
Gwalior - Jaipur line (Ckt 2 ) 

S / C 

PGCIL 
Jaipur - Bhiwani line 

S / C 

PGCIL 
Rihand - Vindhyachal Pooling Station | D /C PGCIL 
(2nd Ckt) 
Vindhyachal Pooling Station - Satna Ckt- S/C PGCIL 


ckm 
ckm 


192 


ckm 
ckm 


176 
263 


192 
176 
263 


ckm 


575 


575 


Savad 


ckm 


3 


3 


ckm . 


ckm 


6 
337 
96 


6 
337 
96 


ckm 


ckm 
ckm 
ckm 


305 
311 
272 


305 
311 
272 
31 


ckm 


31 


ckm 


271 


271 


D 


PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 


556 
848 


556 
848 


PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 


374 
120 


374 
120 


PGCIL 


ckm 


341 


341 


PGCIL 


ckm 


284 


284 


165 


165 


ckm 
ckm 


Aurangabad - Solapur line 

D / C 
Dharamjaygarh - Jabalpur Pooling D / C 
Station line 
Narendra (New , Kudgi ) - Kolhapur (new ) | D /C 
Kurnool (New ) - Raichur line 

D / C 
Ranchi (New ) - Dharamjay garh / Near S / C 
Korba 
AngulPooling Station - Jharsuguda S/C 
Pooling Station line- II 
Balia - Varanasi 

S / C 
LILO ofGaya - Fatehpur at Varanasi line 
Jabalpur - Bhopal (BDTCL ) 

S / C 
Jabalpur - Bina (JTCL ) 

S / C 
Dhramjaygarh - Jabalpur (JTCL ) 

D / C 
Gaya - Varanasi 

S / C 
Kanpur - Jhatikara 

S / C 
Varanasi - Kanpur 

D / C 
Jaipur (RVPNL) - Bhiwani ( IInd Ckt) S / C 
line 
Srikakulam PP - Vemagiri - II PS D / C 
(PVTL - TBCB) 
Nagapattinam PS - Salem (PNMTL - DIC 
TBCB ) 
Tuticorin Pooling Station - Salem 

D / C 


PGCIL 
PGCIL 
SGL 
SGL 


ckm 
ckm 


SGL 
PGCIL 


ckm 
ckm 
ckm 
ckm 


274 
245 
758 
273 
466 
652 


274 
245 
758 
273 
466 
652 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 


ckm 


277 


277 


PGCIL 


ckm 


668 


668 


PGCIL 


ckm 


406 


406 


PGCIL 


ckm 


731 


731 


326 
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552 


552 


PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 


16 


16 


714 


PGCIL 
PGCIL 


ckm 
ckm 


714 
576 


576 


Pooling Station 
Srikakulam Pooling Station - Angulline | D /C 
LILO ofexisting Seoni - Bina at 

D / C 
Gadarwara STPP 
Raipur Pooling station - Wardha line - II 1 D / C 
Wardha - Nizamabad line (Part of 

D / C 
Wardha - Hyderabad line ) 
LILO ofAgra - Meerut line atGreater 2xS / C 
Noida 
Mainpuri -Greater Noida 

S / C 
Narendra (New ) - Madhugiri(KTL - | 
TBCB ) 
Mainpuri - Bara Ckt- II 

S / C 


WUPPTCL 


ckm 


11 


WUPPTCL 


ckm 


181 


181 


D / C 


KTCL 


ckm 


758 


758 


ckm 


SEUPPTCL 
UPPTCL 


S / C 


Lalitpur TPS - Agra (UP ) Ckt- I 
TOTAL 


ckm 
ckm 


377 

337 | 
25990 


377 

337 
3 1240 


5250 


6 . 4 .2 765 kV Substations : 


Nameof Substations 


Executing 
agency 


Capacity 


At the end 
of XI Plan 


Addition 
during XII 

Plan 


MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
| MVA 
MVA 
MVA 
| MVA 
| MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 


1500 
1500 
1500 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
4500 
1000 


At end of XII 

Plan i .e . 
31.03 .2017 

1500 
1500 
1500 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
4500 
1000 
1500 
1000 
1500 
1500 
1000 
1500 


1500 
1000 
1500 
1500 
1000 
1500 


Seoni Sub station 

PGCIL 
SeoniNew 

PGCIL 
Seoni Extn 

PGCIL 
Fatehpur 

PGCIL 
Gaya 

PGCIL 
WR Pooling Station near Sipat 

PGCIL 
Balia 

PGCIL 
Lucknow 

PGCIL 
Wardha 

PGCIL 
Unnao 

UPPTCL 
Agra Aug . 

PGCIL 
Bhiwani. S / S 

PGCIL 
Gaya (3rd Transf) 

PGCIL 
Moga ( Aug .) 

PGCIL 
Satna ( 1st ICT) 

PGCIL 
WR Pooling Station near Sipat ( Bilaspur) | 
(3rd ICT) 
Agra (ICT- II) S / S 

PGCIL 
Bina . S / S 

PGCIL 
Moga (ICT- II ) S / S 

PGCIL 
Satna ( 2nd ICT) 

PGCIL 
Bhiwani ICT - II S / S 

PGCIL 
Jhatikara S / S 

PGCIL 
| Bina (ICT- II ) S / S 

PGCIL 
Gwalior 

PGCIL 
Meerut S / S 

PGCIL 
Sasaram ( 1 st Trf.) S / S 

PGCIL 
Indore ( 1 st Trf.) 

PGCIL 
Indore (2nd Trf.) 

PGCIL 
Raigarh Pooling Station (Kotra ) 

PGCIL 
Raigarh Pooling Station (Near Tamnar) PGCIL 
1st ICT 
Raigarh Pooling Station (Near Tamnar ) PGCIL 
2nd ICT 
Raichur S / S ( 1st ICT) 

PGCIL 
Raichur S / S (2nd ICT) 

PGCIL 
Raipur Pooling Station 

PGCIL 
Solapur S / S 

PGCIL 
Raigarh Pooling Station (Near Tamnar ) PGCIL 
3rd ICT 
Raigarh (Kotra ) Pooling Stn . (4th ICT) PGCIL 


| MVA 
MVA 
| MVA 
MVA 
MVA 
| MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 


1500 
1000 
1500 
1000 
1000 
6000 
1000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 
4500 
1500 


1500 
1000 
1500 
1000 
1000 
6000 
1000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 
4500 
1500 


MVA 


1500 


1500 


1500 


1500 


MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 


1500 
1500 
1500 
3000 
1500 


1500 
3000 
1500 


MVA 


1500 


1500 
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PGCIL 
PGCIL 
APL 
APL 
UPPTCL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 


MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
| MVA 
| MVA 
MVA 
MVA 
MVA 


1500 
3000 
1500 
1500 
1000 
1500 
3000 
1500 
1500 


1500 
3000 
1500 
1500 
1000 
1500 
3000 
1500 
1500 


Jabalpur Pooling Station (2nd ICT) 
Ranchi 
Akola - II S / S 
Tiroda S / S 
Unnao (Phase - II ) (2nd Trf. ) 
Dharamjay garh / Korba Pooling station 
Kurnool S / S 
Aurangabad ICT - II 
Dharamjay garh / Korba Pooling station 
ICT - II 
Jharsuguda Pooling Station 
Jharsuguda (2nd ICT) 
Nellore I & II - ICT 
Sholapur (GIS ) S / S 
Angul Pooling Station . S / S (4x1500 ) 
Bareilly ( ICT- II ) 
Thiruvalam S / S ( 2x1500 ) 
Vindhyachal Pooling Station ( ICT- I) 
Agaria ( Bhopal) ( 2x1500 ) 
Dhule S / S (BDTCL ) (2x1500 ) 
Koradi - III S / S 
Anpara D . S / S 
Anta (Distt. Banra ) Pooling Station 
Phagi (jai pur South ) (2x1500 ) S / S 
Angul ( ICT- II ) 
Bareilly ( ICT- I) 
Thiruvalam S / S 
Angul (ICT- III ) 
Champa Pooling Station ( ICT- I ) 
Vadodara S / S 
Vindhyachal Pooling Station (ICT- II ) 
Angul S / S ( ICT- IV ) . 
Champa Pooling Station ICT- II 
Varanasi (GIS ) S / S 
Aurangabad - III (Ektuni ) S /S 
Pune (GIS ) S / S 
Kanpur (GIS) S / S 

Champa Pooling Station (ICT 
III & IV ) . 
Champa Pooling Station (ICT- III & IV 
Vemagiri Pooling Station ( ICT- 1 ) 

Extn . Raigarh S / S 
Nizamabad Sub station (ICT- I) 
Raipur (Extn .) 
Vemagiri PS (ICT- II ) 
Greater Noida AIS (ICT- 2 
Mainpuri S / S ( ICT - 1 ) 
Aurangabad III (Ektu ni ) S /S (ICT- I) 
Agra (UP ) S / S (ICT- I ) (Fatehabad) 
Agra (UP ) S / S ( ICT- II ) ( Fatehabad ) 
Total 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
SGL 
SGL 
APL 
UPPTCL 
RVPNL 
RVPNL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
MSETCL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 


MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 


1500 
1500 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 
1500 
3000 
3000 
3000 
1000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
3000 
1500 
1500 
1500 
3000 
1500 
3000 
3000 
3000 


1500 
1500 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 
1500 
3000 
3000 
3000 
1000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
3000 
1500 
1500 
1500 
3000 
1500 
3000 
3000 
3000 


PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
PGCIL 
WUPPTCL 
SEUPPTCL 
MSETCL 
UPPTCL 
UPPTCL 


MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 
MVA 


3000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

1500 
25000142500 


3000 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

1500 
1 67500 


6 .5 


SUMMERY OF THE PROGRESS DURING XII PLAN 


The details of the actual achievements in respect oftransmission system of 220 kv and above during the 12th Plan i.e . 2012 
13 , 2013 - 14 , 2014 - 15 , 2015 - 16 and 2016 - 17 , are as explained below : 


6 .5 .1 Transmission System Addition during 2012 - 13 


During 2012 -13 , 17 ,107 Ckm of transmission lines (220kV and above voltage level ) and 63 ,665 MVA of transformation 
capacity was commissioned . Special achievement during this year was the completion of 2nd pole at Balia & Bhiwadi 
converter station and 2500 MW HVDC pole at Mundra & Mohindergarh line . There was 24000 MVA transformation 
capacity addition at 765 kV during this year in addition to commissioning of6 nos . ofnew 765 kV lines. 
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6 .5. 2 


Transmission System Addition during 2013 - 14 
During 2013 - 14 around 16 , 748 Ckm of transmission Lines (220kV and above voltage level) and 57330 MVA 
Transformation capacity was commissioned . During this year 34000 MVA of transformation capacity at 765 kV level along 
with 17 nos. Of new 765 kV lines were commissioned . This year also witnessed synchronization of Southem Region with 
rest of all India Grid through Raichur – Sholapur 765 kV line . 


6 .5 . 3 


6 . 5 . 4 


Transmission System Addition during 2014 - 15 
During 2014 -15 apund 22 , 101 Ckm of transmission lines (220kV and above voltage level ) and 65554 MVA of 
transformation Capacity was commissioned . Highlights ofthis year has been strengthening of 765 kV system with Southem 
Region and Western Region and commissioning of6 nos. of 765 kV lines under private sector out of 23 nos . ofsuch lines in 
total. Like the previous year , during this year also transformation capacity of38500MVA was added at 765 kV level: 
Transmission System Addition during 2015 - 16 
During 2015 - 16 , apund 28 ,114 Ckm of transmission lines (220kV and above voltage level) and 62,849 MVA of 
Transformation Capacity was achieved . A major HVDC line with highest voltage level of + 800 kV from Biswanath 
Chariyali in ArunachalPradesh – Agra in Uttar Pradesh was operationalised in during this year. The capacity of synchronous 
link with Southem Region was also enhanced by commissioning of Narendra (New Kudgi) – Kolhapur (new ) 765 kV line 
(operated at 400kV D / C line ). 


6 . 5 . 5 


Transmission System Addition during 2016 - 17 


During 2016 -17, amund 26 , 300 Ckm of transmission lines (220kV and above voltage level ) and 81, 816 MVA of 
Transformation Capacity was achieved . Another pole of + 800 kV from Biswanath Chariyali -Agra line, LLO of 
Bishwanath Chariali - Agra at Alipurduar (pole- III ) and one pole of Champa -Kuruksetra HVDC line was commissioned 
during this year. 


6 .6 


DEVELOPMENT OF INTER -REGIONAL TRANSMISSION CAPACITY DURING THE XII PLAN 


6 .6 . 1 


Progress and achievement at the end of 12th Plan 


At the end of the 11th Plan , the inter - regional transmission capacity at 132kV and above voltage level was 27,750 MW . 
During the XII Plan period , (April 2012 to March , 2017 ), 47,300 MW of inter -regional transmission capacity was added , 
taking the total inter - regional transmission capacity ( at voltage level 132kV and above voltage level) to 75 , 050 MW as on 
31.03 .2017 . 


Details of the inter- regional capacity up to the end of 12th plan are given below : 


( Transmission capacity in MW ) 


As on 31 .03 .2017 


130 
2000 
1600 
1600 
1600 
2100 
1000 


EAST-NORTH 
Dehri - Sahupuri 220 kV S / c 
Muzaffarpur-Gorakhpur 400 kV D / C (with Series Cap + TCSC ) 
Patna – Balia 400KV D / c ( Quad ) 
Biharshariff - Balia 400kV D /c ( Quad ) 
Barh – Balia 400kV D / c (Quad ) 
Gaya - Balia 765kV S / c 
Sasaram -Allahabad / Varanasi 400KV D / C line (Sasaram HVDC back to back has been 
bypassed ) 
Sasaram - Fatehpur 765kV2x S / c 
Barh - II -Gorakhpur 400k V D /c (Quad ) line 
Gaya - Varanasi 765 kV S / c line 
Biharsharif- Varanasi 400K V D /c line (Quad ) 
Sub - total 
EAST -WEST 
Budhipadar - Korba 220 kV 3 ckts . 
Rourkela -Raipur 400 kV D / c with series comp . + TCSC 
Ranchi - Sipat 400 kVD / c with series comp . 
Rourkela -Raipur 400 kV D / c (2nd) with series comp . 
Ranchi - Dharamjayagarh - WR Pooiling Station 765k V S / c line 
Ranchi - Dharamjay garh 765kV 2nd S / c 
Jharsuguda -Dharamjay garh 765kV D /c line 
Sub -total 


4200 
1600 
2100 
1600 


390 
1400 
1200 
1400 
2100 
2100 
4200 
12790 
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260 
260 
500 
4200 
1000 
1500 
4200 
1000 
2500 
15420 


130 
1000 
2000 
500 
4200 
7830 


WEST - NORTH 
Auriya-Malanpur 220 KV D / c 
Kota - Ujjain 220 KVD / c 
Vindhyachal HVDC back - to -back 
Gwalier - Agra 765 KV 2 x S / c 
Zerda -Kankroli 400kV D / C 
Champa Pool - Kurukshetra HVDC Bipole 
Gwalior- Jaipur 765k V 2xS / c lines 
RAPP - Sujalpur 400kV D / c 
Adani (Mundra ) - Mahendranagar HVDC bipole 
Sub - total 
EAST - SOUTH 
Balimela -Upper Sileru 220kV S / c 
Gazu waka HVDC back - to - back 
Talcher- Kolar HVDC bipole 
Upgradation of Talcher - Kolar HVDC Bipole 
Angul - Srikaku lum 
Sub - total 
WEST - SOUTH 

Chandrapur HVDC back -to -back 
C Kolhapur - Belgaum 220kV D / 

Ponda - Nagajhari 220kV D / C 
Raichur - Sholapur 765k V S / c line ( PG ) 
Raichur - Sholapur 765k V S / c line (Pvt . Sector ) 
Narendra - Kolhapur 765kV D / c ( ch at 400kV ) . 
Wardha - Hyderabad 765kV D /c line 
(Wardha - Nizamabad line ) 
Sub - total 
EAST - NORTH EAST 
Birpara -Salakati 220kV D / C 
Malda - Bongaigaon 400 kV D / c 
Siliguri - Bongaigaon 400 kV D / c (Quad ) line 
Sub - total 
NORTH EAST -NORTH 
Biswanath Chariali - Agra + / - 800 kV , 3000 MW HVDC Bi- pole $ 
LILO of Biswanath Chariali - Agra + /- 800 kV, 3000 MWHVDC Bi- pole at new pooling 
station in Alipurdu ar and ad di ti on ofsecond 3000 MW module 
Sub -total 
TOTAL 


2 


1000 

60 
260 
2100 
2100 
2200 
4 ,200 


12120 


260 
1000 
1600 
2860 


3000 
1500 


4500 
75 ,050 


6 .6 .2 


Planned v/ s Achieved I- R capacity in 12th Plan 


The transmission capacity of Inter - Regional links planned to be achieved by end of 12th Plan is 68050 MW . Total 75 ,050 
MW the inter- regional transmission capacity was achieved against the planned capacity of by end of 12th Plan i.e. 68050 
MW . 


6 .7 CHALLENGES IN IMPLEMENTATION OF XII PLAN 


6 . 7 .1 


Challenges 


Transmission projects are planned along with the upcoming generation projects and any delay /mismatch in commissioning 
of Associated Transmission System (ATS ) for evacuation of power may result in bottling up of power. For some of the 
transmission works , implementing agencies face challenges in completion of the task . Main challenges are: delay in forest 
clearance, Right ofWay & compensation pwoblems and challenges in acquiring land for substations. Details of transmission 
line projects ( 220kV and above voltage level ) under execution where major forest clearance problems were encountered by 
implementing agencies (as observed during the XII Plan ) are given at Annex - 6 .1 . 


6 .7 .2 


Forest Clearance 


Forest Clearance is a mandatory requirement for the portion of the line traversing through the forest area . While finalizing 
the route alignment emphasis is given to avoid forest , National Parks, Wildlife Sanctuary etc ., however, it is not always 
possible to avoid such areas completely . Getting Forest Clearance takes considerable time due to lengthy process and 
involvement of different levels . The Project executing agency ( ies ) are facing problems in getting the consent of Gram 
Sabhas which has been made compulsory under Forest Act 2006 . Even the State Govem ments take lot oftime in forwarding 
the proposal to MOEF for further clearances . 
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6 . 7 . 3 


Right of Way (Ro W ) 


With increase in transmission voltage, the requirement ofland for tower footing and RoW width has increased substantially . 
Despite adoption of latest technological solutions to optimize the RoW requirements , difficulties in getting Ro W results in 
delay in implementation oftransmission projects . Norms for evaluation and fixing of compensation for RoW vary from state 
to state . 


6 . 7 .4 


Land for Substations: 
The land for substations is normally govem ment land or private land, which is acquired through Land Acquisition Act 1984 . 
While doing town planning for new suburban area and industrial centers , provision for laying ofsubstation and transmission 
line should be kept in mind . To reduce the requirement ofland for constructing substation , use ofHybrid substation and Gas 
Insulated Substations (GIS ) which requires about 30 % of land compared to conventional substation are being increasingly 
adopted in metro cities, hilly and other urban areas. 


* * * * * * * * * * 


Annexure -6 . 1 


Challenges 


क्रमांक 


Sl . No . 


1 . 0 


1 . 1 


1 . 1 . 1 


1 . 1 . 1 . 1 
1 . 1 . 1 . 2 


1 . 1 . 1 . 3 


1 . 1 . 1 . 4 


1 . 1 . 2 


1 . 1 . 2 . 1 


1 . 1 . 2 .2 


पारेषण लाईन का नाम 

Remarks / Constraints & assistance 
Name of the Trans line 

required . 
MULTI REGIONAL SYSTEMS 
North East / Northern Western Interconnector - I Project Lower Subhansari HEP (Gen. Project 

delayed ). 
Part - A : North East - Northern / Western 
Interconnector - I 
+ / - 800KV HVDC Biswanath Chariyali - Agra Bi-pole line * Line completed & Commissioned in Oct 15 
400KV Balipara - Biswanath Chariyali line 

Line test charged in Sep 15 & commissioned 

on 01. 10 . 15 . 
LILO of Ranganadi - Balipara 400KV D /C line at Biswanath Line commissioned on 30.10.15 . 
Chariyali (Pooling Point) 
132KV D /C Biswanath Chariyali - Biswanath Chariyali (AEGCL ) | Line test charged in Sep 15 & commissioned 
line 

on 01. 10 . 15 . 
Part- B : Transmission System for immediate evacuation of Generation expected in 2016 - 17 . 

Power from Kameng HEP 
| 400KV D /C Kameng - Balipara line 

ATS slowed - down to the extent possible to 

match Generation . 
| 400KVD / C Balipara - Bongaigaon line (Quad ) 

Line ready for commissioing in Oct 14 & 

commissioned on 02. 11. 14 . 
Part- C : Transmission System for immediate evacuation of Generation Project delayed . 
Power from Lower Subhansiri HEP 
400KV D / C Lower Subhan siri - Biswanath Chariyali line - I Works stand-still on a / c of local disturbance/ 

agitation against big dams .Gen . sch . 

uncertain . 
400KVD / C Lower Subhansiri - Biswanath Chariyali line - II Works stand- still on a / c of local disturbance / 

agitation against big dams .Gen . sch . 

uncertain . 
Transmission System of Vindhyachal- IV and Rihand - III 
( 1000MW each ) Gen . Proj. 
765KV D / C Rihand - Vindhyachal Pooling station line 

Ckt- I charged at 400KV on 26 . 06 .14 . 

Ckt- II ready for commissiong in Aug 15 . 
| 400KV D /C Vindhyachal -IV - Vindhyachal Pooling Station line ( Q) Test charged on 30 .12 . 12 by passing 

Vindhyachal Pooling stn . under contigency 

and commissioned in Jan 13. 
765KV S / C Vindhyachal Pooling Station - Satna line 

Line commissioned in Mar 15 
( 193 KmS/ C + 78CKm D / C Portion ) (Ckt -I) 
| 765KV S /C Vindhyachal Pooling Station - Satna line 

Line commissioned in Aug ; 15. 
( 194 KmS/ C + 77CKm D / C Portion ) Ckt - II 


1 . 1 . 3 


1 . 1 . 3 . 1 


1. 1.3 .2 


1 . 2 


1 . 2 . 1 


1 .2 . 2 


1 .2 . 3 


1 . 2 . 4 
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1 .2 . 5 


1 . 2 .6 
1 . 2 . 7 
1 . 2 . 8 
1 .2 . 9 


1 . 2 .10 


1 . 3 


1 . 3 . 1 


1.3 .2 


1 . 3 . 3 


1 . 3 .4 


1 . 4 


1 .4 . 1 


1 . 4 . 2 
1 . 4 . 3 


1 .4 . 4 
1 . 5 


1 . 5 . 1 


1 . 6 


1 . 6 . 1 


765KV S / C Satna - Gwalior line (Ckt-I) 

Line commissioned in Feb 14 . 
( including comman D / C Locs .) 
765KV S / C Satna - Gwalior line Ckt- II 

Line commissioned in Aug 14 
765KV S / C Sasan - Vindhyachal Pooling Station line 

Line commissioned in April 15 . 
400KV D / C Sasan - VindhyachalPooling Station line 

Line commissioned in Dec 12 . 
765KV S/ C Gwalior - Jaipur (R VPN ) line * ( Incl. common D / C Line commissioned in Aug 15 . 
portion locs .) 
400KVD / C Bassi - Jaipur (RVPN ) line ( Q ) 

Line commissioned in Dec 1 3 . 
Transmission System for Phase- I Gen . Projects in ORISSA - | BPTA Schedule Jul 14 . 
Part - B . 
765 KVD / C Jharsuguda Pooling Station - Dharamjay garh line * Line commissioned in Jul 14 . 
765 KVD / C Dharamjay garh - Jabalpur Pooling Station line 

Line commissioned on 15 .10. 15 
LILO of 765KV S/ C Ranchi - Sipat ( Bilaspur) Pooling Station at Line commissioned in Mar 14 
Dharamjay garh / near Korba 
400 KV D /C Jabalpur Pooling Station - Jabalpur (High Capacity ) | Line commissioned in Dec 13. 
line 
Transmission System for Phase-I Gen . Projects in ORISSA - | * BPTA Schedule. 
Part - C . 
765 KVD / C Jabalpur Pooling Station - Bina line 

Line commissioned in Dec 13. 
765 KV S / C Bina - Gwalior line ( 3rd Ckt) 

Line commissioned in May 1 4 . 
765KV SC Gwalior - Jaipur line (2nd Ckt) * (excl. common D /C Line commissioned in Aug 15 . 
portion locs. ( 195 ) 
765 KVS/ C Jaipur - Bhiwani line 

Line commissioned in Aug 15 . 
Immediate evacuation system with B ARH - II TPS 

# Revised schedule . 
| 400 KV D /C Barh - II TPS - Gorakhpur line (Quad ) * 

Line ready for commissioning in May 15 & 

commissioned in Jun 15 
Transmission System for Phase -I Generation Projects in | B PTA Schedule Sep 14 . 
Jharkhand and West Bengal - Part - A2 . 
765KV SC Ranchi New ( 765/ 400KV S / S ) - Dharamjaygarh / | Line commissioned in Dec 15 . 
Near Korba line * 
765 KV S / C Gava - Varanasi line * 

Testing under progress . 
765KV S / C Balia - Varanasi line 

Line commissioned in Mar 16 . 
Transmission System Associated with KRISHNAPATNAM 
UMPP - Part - B . 
765KV S / C Raichur - Sholapur line * 

Line commissioned in Dec 13 . 
| 765 KV S / C Sholapur - Pune line 

Line commissioned in Feb 15 . 
LILO of 400KV D / C Parli - Pune line at Pune (GIS ) (including LILO line commissioned in Feb 15 . 
Multi - Ckt) 
LILO of 400KV D / C Pune - Aurangabad line at Pune (GIS ) | ROW problem being resolved progressively . 
(including Multi - Ckt ) 
LILO of 400KV D /C existing Raichur - Gooty at Raichur (new ) | Line commissioned in Dec 13. 
S /Stn . (Quad ) 
WR - NR HVDC Interconnector for IPP Projects in Chattisgarh B PTA Schedule Dec 15 . 
PART- A : WR -NR Interconnector for IPP Projects in 
Chattisgarh 
+ / - 800KV HVDC Bipole between Champa Pooling Station - | * Completion matching with HVDC 
Kurukshetra line (with provision to upgrade HVDC terminal to Champa 

Station . 
6000MW at later date ) * 

Also ROW problem being faced in Shamli 

area of U . P . 
PART-B : Trans. System Strenthening in NR for IPP Proj. in 
Chittasgarh 
400KV D /C Kurukshetra - Jalland har line (Quad ) (one ckt vis | Line ready for commissioning in Nov 15 & 
400 / 220KV Nakodar (PSTCL ) S / Stn .) 

commissioned in Dec 15 . 
LILO of Abdullapur - Sonepat 400KV D / C at Kurukshetra ( Tripal) Line ready for commissioning in Nov 15 & 

commissioned in Dec 15 . 
Common System Associated with East Coast Energy Pvt. Ltd Gen . Project delayed . 
and NCC Power Projects Ltd . LTOA Gen . Proj. in Srikakulam - 


1 .6 . 2 


1 .6 . 3 
1 .7 


1 .7 . 1 
1 . 7 . 2 


1 . 7 .3 


1 .7 . 4 . 


1 . 7 . 5 


1 .8 


1 . 8 . 1 


1 . 8 . 2 


1 . 8 . 3 


1 . 9 
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1 . 9 . 1 


1 .10 
1 . 10 . 1 


1 . 10 . 2 


1 . 10 . 3 


1 .11 


1 .11 . 1 


1 . 11 . 2 
1 . 12 


1 .12 . 1 


1 . 13 


1. 13 . 1 
1 . 13 . 2 
1 . 13 . 3 
1 . 13 .4 
1 . 13 . 5 


Part - A 
765KV D / C Srikakulam Pooling Station - Angul line * 

Stage- I forest dearance awaited (99 Ha.). 01 
package re -tendered & awarded in Jun 15 . 
Completion matching with Srikakulam 
Vemagiri being executed under TBCB rout 
(Sch . Aug 16 ). Efforts being made to complete 

earlier. 
System Strengthening - XVII in Southern Regional Grid 
765KV D / C Narendra (New Kudgi) - Kolhapur line (initialy | Ckt-I commissioned in Nov 15 & Ckt- II in 
charged at 400KV ) * 

Dec 15 . 
400KV D / C Narendra (New Kudgi) - Narendra (extsting ) line | Line commissioned in Dec 15 . 
(Quad ) 
LILO of both ckt at 400KV D / C Kolhapur - Mapusa line at Line commissioned in Nov 15. 
Kolhapur 
Common System Associated with East Coast Energy Pvt . Ltd 
and NCC Power Projects Ltd . LTOA Gen . Proj. in Srikakulam 
area - Part - B 
765KV D / C Angul - Jharsau guda line 

ROW being faced near Angul end . Huge 

forest involvement clearance awaited . Critical 
| 765 KVD / C Jharsuguda - Dharamjay garh line 

Huge forest involvement. Critical 
Trans . Syatem Strengthening in WR - NR Tran . Corridor for 
IPP s in Chaittisgarh 
400KV D / C Kurukshetra - Jind line ( Q ) 
Inter- Regional System Strengthening Scheme in WR and NR 
( Part- B ) 
765KV D / C Jabalpur Pooling Stn . - Orai line 
765KV D /C Orai - Aligarh line 
400KV D / C Orai - Orai line ( Q ) 
LILO ofone ckt of Satna -Gwalior 765 KV 2x S /C line at Orai 
| LILO of Agra - Meerut 765KV S/ C at Aligarh 

Award placed in Mar 15. Engg . & survey 

under progress. 
LILO of Kanpur - Jhatikara 765KV S /C at Aligarh 

Award placed in Mar 15 . Engg . & survey 

under progress. 
Wardha - Hyderabad 765 KV Links 
765KV D / C Wardha - Hyderabad line 

Efforts being made to complete Wardha 
Nizamabad 

portion 

in 

FY 2016 - 17 . 
400KV D / C Nizamabad - Dichpali line 

Efforts being made to completein FY 2016 

17 . 
| GREEN ENERGY CORRIDORS: - Inter State Transmission 
Scheme (ISTS ) - Part - A 
400KV D /C Ajmer (New ) - Ajmer (RVPN ) line ( Q ) 
400KV D / C Chittorgarh (NEW ) - Chittorgarh ( RVPN ) line ( Q ) 
400KV D / C Tirunelveli PS - Tuticorin PS line - 1 ( O ) 
400KV D / C Tirunelveli PS - Tuticorin PS line- 2 ( 0 ) 

Engg. & survey under progress. 
GREEN ENERGY CORRIDORS : - Inter State Transmission 
Scheme ( ISTS ) - Part - B 
765KV D / C Banaskanta - Chittorgarh line 
765KV D / C Chittorgarh - Ajmer line 

Work under progress . 
400KV D / C Banaskanta - Sankhari line 

Award placed in Jul 15 . Engg. in progress . 
Transmission System Strengthening in Indian Syst m for Compln Sch . : 22 months from IA . 
Transfer of Power from Mangdechhu Hydroelectric Proj, in 
BHUTAN . 
400KV D / C Jagmeling - Alipurdu ar line ( O ) ( india Side ) 

Award placed in Mar 16 . 
NORTHERN REGION 
Northern Region System Strengthening Scheme - XVIII 
400KV D / C Dehradun - Bagpat line ( Q ) 

ROW problemin western UP. 
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2.2 . 1 | LILO of400KV D / C Meerut - Kaith al line at Bagpat ( Quad ) Ckt -I charged alongwith ICT- I in Mar 16 . 

Balance expected by Apr 16 . 
2 . 3 System Strengthening in Northern Region for SASAN & 

MUNDRA (UMPP ) 
2 . 3 . 1 400KV D / C Agra - Sikar line ( Q ) 

Line commissioned in Dec 1 3 . 
2 . 3 . 2 400KV D / C Sikar - Jaipur line 

ROW problem 

faced . 
Contract revived through assignemet to JV 

partner . 
2 . 3 . 3 400KV D / C Sikar - Ratnagarh line 

Line commissioned in Jan 15 
2 . 3 .4 LILO ofboth ckt ofNathpa Jhakri - Abdullapur 400KV D /C ( Tripal Commissioned in Feb 12 . 

| Snowbird ) at Panchkula 
2 . 3 . 5 LILO ofboth ckt of Sikar (RVPN ) - Ratnagarh 220KVD /C at Sikar | LILO of Ckt-I (6 Okm ) commissioned in 

Jan 12 & IInd ckt in April 12 . 
2 .4 Northern Regional Transmission Strengthening Scheme * Except LILO at Saharanpur (being planned 

to be dropped ). 
2 . 4 . 1 400KV D / C Bhiwani - Jind line 

Line commissioned in Mar 13 . 
2 .4 . 2 LILO ofboth ckt of400KV D / C Balia - Lucknow line at Sohawal LILO of ckt- II (12Ckm ) commissioned in 

Jun 12 . & Ckt-I in Jan 13. 
2 . 4 . 3 | LILO ofboth ckt of 400KV D / C Dehradun - Bagpat line ( QU AD ) at Severe ROW problem in westem UP . Line 
Saharanpur 

proposeed for deletion as advised by State 

Govt . (referred to CEA ). 
2 .4 . 4 LILO ofboth ckt of400KV D /C Lucknow - Bareliiy line (PG ) at | LILO of Ckt-I ( 32 Ckm ) commissioned in 
Shahjahanpur 

Feb 12 by -passing Sahajanpur S/ s for 
providing connectivity for evacuation of 
Power from ROSA power. Ckt- II charged in 

Jun 14 . 
2 . 4 .5 | LILO of both ckt of 400KV D /C Agra - Jaipur line at Jaipur LILO of 01 ckt commissioned in May 12 & 

Ckt- II in Aug 12 . 
2 .5 Northern Regional System Strengthening Scheme - XVI 
2 .5 . 1 LILO of both ckt of Kishenpur - Wagoora 400KV D /C line at Line commissioned in Sep 13 

Wanpoh 
2 .5 . 2 400KV D /C Kishenpur - New Wanpoh line. 

Limited working period due to snowbound 
area & floods affecting implementation . 

Critical 
2 .6 

Northern Regional System Strengthening Scheme - XXI 
2 .6 . 1 765KV S / C Lucknow - Bareilly line 

Line commissioned in Mar 14 

( Through contigency arrangement) 
2 .6 .2 400KV D / C Bareilly (New ) - Bareilly ( Exist ) line (Quad ) 

Ckt- I & II commissioned in Mar 1 4 /Mar 15 . 
2 .6 . 3 400KV D / C Bareilly - Kashipur line (Quad ) 

Line commissioned on Apr 15 . 
2 .6 . 4 400KVD / C Kashipur - Roorkee line (Quad ) 

Line commissioned in Dec 15. 
2 .6 . 5 400KV D / C Roorkee - Saharanpur line (Quad ) 

ROW problem in westem UP . 

02 nos . locations hold up . Critical . 
2 .7 Northern RegionalSystem Strengthening Scheme - XXIV 
2 . 7 . 1 400KVD / C Dehradun - Abdullapur line ( Q ) . 

Severe ROW problemin Uttrakhand . 
2 . 7 . 2 400KV D / C Dulhasti - Kishenpur line ( Q ) Single ckt strung. 

ROW being encountered . 
2 . 8 Transmission System for Phase-I Generation Projects in BPTA Schedule in Nov 14 . 
Jharkhand and West Bengal - Part - B . 

Gen . project delayed ( ant. in 2016 -17 & 

beyond ). 
2 . 8 . 1 | 765KV D / C Varanasi - Kanpur line 

Completion matching with Varanasi S /S . 
Balance land for Varanasi GIS acquired on 

30 .06 . 14 . 
2 .8 . 2 | 765KV S / C Kanpur - Jhatikara line 

Matching with Kanpur 765KV GIS . 

Permission to work obtained in Jan 16 . 
2 .8 . 3 400KV D / C Kanpur (new ) - Kanpur ( Exit.) line ( Q ) 

Matching with Kanpur 765 KV GIS . 
2 .8 . 4 400KV D / C Varanasi-Sarnath line ( Q ) 

Completion matching with Varanasi S /S . 
(Opening ofLILO ofone ckt of Sasaram -Allahabad line at Sarnath ). 
2 .8 .5 LILO of400KV Sasaram - Allabhadad at Varanasi ( Q ). 

Line charged in Mar 16 . 
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Northern Region System Strengthening Scheme - XXVI 
765KV S / C Meerut - Moga line 

Line commissioned in May 15 . 
Northern Region System Strengthening Scheme - XXVIII 
Ext. of one ckt 400KV D / C Biharshariff - Sasaramto Varanasi ( Q ) Line commissioned in Mar 16 . 
LILO of 765KV S / C Gaya - Fatehpur line at Varanasi 

Commissioned in Mar 16 . 
400KV D / C Sasaram - Allah abad line (existing ) to be shifted from 
NR bus to ER Bus ( Q ) 
Strengthening Scheme in Northern Region 

S / stn . extn balance, expected by Jun 16 . 
LILO of 220KV D / C Jullandhur -Hamirpur line at Hamirpur (PG ) Loop out charged in Dec . 13 . 

Loop in charged in Feb 15 ( 19 Ckm ) 
Northern Region System Strengthening Scheme -XXVII 
LILO of400KVS/ C Dehar- Bhiwani line at Rajpura (PSTCL ) Line completed . Commissioning matching 

with Rajpura extn . Rajpura (PSTL ) S/ stn . 

Critical . 
LILO of 400KV S / C Dehar - Pani pat line at Panchkula 

Line commissioned in Mar 15 
Trans . System Associated with Meja TPS . 

Generation project delayed . 
| 400KV D / C Meja - Allahabad line 

Work slowed down to the extent feasible 

matching with Gen . 
Transmission System Associated with RAPP 7 & 8 - Generation project delayed . 
Part - A . 
400KV D / C RAPP - Kota line 

Forest clearance for Bundi ( 93 HA .) & Kota 
(8 .99HA ) Div are awaited . 77 nos. location are 

in forest . 
Northern Region System Strengthening Scheme - XXV 
765KV S /C Jaipur (RVPNL) - Bhiwani line ( IInd Ckt) 

ROW issue on 2 nos . fdn . & 6 nos. TE at 

Bhiwani end . 
400KVD / C Bhiwani - Hissar line 

Line commissioned on 30 . 10 . 15 . 
LILO of400KV D / C Moga - Bhiwadi line at Hissar 

Line commissioned in Jun 15 . 
Northern Region System Strengthening Scheme -XXX 
400KV S /C Singrauli - Allahabad line (section of Singrauli - 
Allah abad line (50 Km ) to be strung on existing 400KV D / C tower 
from Singrauli end ) 
400KV D / C Allahabad - Kanpur line 
Northern Region System Strengthening Scheme - XXXII 
400KV DC Panchkula - Patiala line 
( 10 Km Multi - ckt towers in forest area near Panchkula ) 
400KV D / C Lucknow - Kanpur line 
LILO of400KVD / C Dadri - Malerkotla line at Kaithal 
LILO of both ckt of 400KV D / C RAPP - Kankroli line at Award placed in May 14 . 
Chittorgarh ( RRVPNL). ( 15 Km Multi- ckt & 3 Km D / C ) 

LILO only one ckt is to be carried out. 

Scheme has been revised . 
Transmission System associated with Tehri Pump Storage Plant 
(PSP ) 
400KV S / C Tehri Gen . - Tehri Pooling Station ( Q ) 
Charging of Tehri Pooling -Meerut765KV line 

Award placed in Feb 15 . Engg . in progress . 
Transmission System associated with Kishanganga HEP 

Compln . Sch . - 29 /38 months from IA 
| 220KVD / C Kishanganga - Amargarh line 

Efforts being made to complete earlier 

matching with Gen . Project . 
220KV D / C Kishanganga - Wagoora line 

Work under progress . 
Northern Region System Strengthening Scheme -XXXIV 
LILO of Agra - Bharatpur 220KV S / C lina at Agra (PG ) 
LILO ofGladni - Hiranagar 220K V S / C lina at Samba (PG ) 

Scope change - Gladni in place of Sarnba . 
LILO of 01 ckt of Parbati PS - Amritsar 400KV D / C line at 

Jallandhar ( PG ) 
| Creation of 400 /220KV S / Stn . in NCT of Delhi during 12th Plan Compln . Sch . - 26 months from IA 
Period ( Part- A ) 
LILO of both ckt of Bawana - Mandola 400KV D / C line at Rajghat | Award under progress . 
(Multi Ckt tower with twin /HTLS Cond.) 
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2 .21. 2 


2 . 22 


2 .22 . 1 


2 . 23 


2 .23 . 1 


3 . 0 
3 . 1 


3 . 1 . 1 


3 . 1 . 2 


3 . 1 . 3 


LILO of one ckt of Bamnauli - Jattikalan 400KV D / C line at Award under progress . 
Dwarka -I 
(with twin /HTLS Cond.) 
Creation of 400 /220KV S /Stn . in NCT of Delhi during 12th Plan Compln . Sch . - 26 months from IA 
Period (Part -B1) 
LILO of both ckt of Bamnauli - Samaypur 400KV D / C line at Award under progress . 
Tughlakabad (with twin HTLS Cond .) 
Transmission System Associated with RAPP 7 & 8 - | Compln . Sch . - 28 months from IA or IA 
Part - B . 

signed byGenerator . 
400KV D / C Kota - Jaipur ( South ) line | Work under progress . 
(part of RAPP - Jaipur (S ) 400KV D / C line with one ckt LILO at 
Kota ). 
WESTERN REGION 
| Western Region Strengthening Scheme- V 
| 400KV Vapi ( PG ) - Kala - Kudus D / C line * 

* Due to severe ROW portion at Navi-Mumbai 
end , Line was decided to be terminated at 
Kudus S/Stn . of MSETCL . 
Forest clearance ( Stage- I) received in Aug 15 . 
Contigency arrangement to connect Vapi-Navi 
Mumbai with Navsari- Boisar line by passing 
ROW area, to from Vapi - Navsari line (24 
Ckm ) commissioned in Mar 13 . 400KV D / C 
Vapi-Kala portion commissioned in Mar 14 
(61 Ckm ). Balance ant. to be completed by 
Dec 16 . However , Kudus s/ stn . being 

implementated by MSETCL . Critical 
220KV Vapi - Khadoli ( UT ofDNH ) DC line 

Line commissioned in Sep 10 . 
LILO ofLonikhand (MSEB ) - Kalwa (MSEB ) 400KV S /C line at Balance portion (02 Kms) oflinebeing 
Navi Mumbai . 

executed using under ground cable . Right of 
way problem for laying of cable continues. 
Also 220KV down stream system (under 

MSETCL ) scope ) delayed . Critical 
| Transmission System Associated with Mundra Ultra Mega 

Power Proj. 
Part- A - Tr . System of Mundra (UMPP ) 
400KV D / C Mundra - Limbdi line ( Triple snowbird ) 

Line commissioned in Feb 12. 
400KV D /C Mundra - Bachchau line ( Triple snowbird ) 

Line completed in Aug 11 & commissioned in 

Sep 11 . 
400KV D / C Bachchau - Ranchod pura line ( Triple snowbird ) 

Line completed & commissioned in Sep 11. 
400KV D / C Mundra - Jetpur line ( Triple snowbird ) 

Part ofline (314 Ckm ) commissioned in 
Aug 12 & balance ( 358 Ckm ) commissioned 

in Dec 12 . 
Part - B - Regional System Strengtheing in WRfor Mundra 
(UMPP ) 
400KV D / C Gandhar - Navsari line 

Line commissioned in July 12 . 
400KV D / C Navsari - Boisor line 

Contigency arrangement to connect Navsari - 
Boisar with Vapi-Navi Mumbai line by 
passing forest area , to form Vapi - Navsari 
line (212 Ckm ) commissioned in Mar 13. 
For balance portion , forest clearance awaited 
( Stage - I obtained in Mar 16 ) . Severe ROW 

problem being encountered. 
400KV D / C Wardha - Aurangabad line (up - gradation 1200KV S / C ) Contract terminated 01 out of 02 nos. due to 

unsatisfactory performance and fresh tender 
taken up . The package has been Bifurcated 
into two package 01 pkg. awarded in Dec 14 
and second pkg . in Feb 15 . Remaning 01 pkg . 
also terminated in Aug 15 due to poor 
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performance . However contract was revived in 

Feb 16 . 
3 . 2 . 2 . 4 | 400KV D /C Aurangabad (PG ) - Aurangabad (MSETCL ) line ( Q ) Ankola - Aurangabad line (PG ) twin 

(59Km ) and Shifting of400KV Ankola -Aurangabad (MSETCL ) to commissioned in Jan 14 ( 102 Ckm ) 
Aurangabad ( PG ) ( Twin ) line (51Km ) 

Aurangabad -Aurangabad Q portion 

commissioned in Apr 1 4 . 
3 .2 .2 .5 LILO ofboth Ckt ofKawas - Navsari 200KV D / C at Nav sari Linecommissioned in July 12 . 
3 . 3 

Establishment of Pooling Station atChampa and Raigarh (near * except balance ICTs at Champa to be 
Tamnar ) for IPP Gen . Proj. in Chhatisgsrh - B 

commissioned progressively by Jun 16 . 
3.3. 1 | 765KV D /C Champa Pooling station - Raipur Pooling Station line Line completed & commissioned in May 14 

through contingency arrangement (by passing 

Champa S / S ) 
3 .3.2 | 765KV D /C Raigarh Pooling station (Near Kotra ) - Raigarh Pooling Line commissioned in Oct 13 . 

station (Near Tamnar ) line 
3.3 .3 | 765 KV S /C Champa Pooling station - Dharamjay garh / near Korba | Line completed & commissioned in May 14 
Switching Station line 

through contingency arrangement (by passing 

Champa S /S ). 
3.3 .4 | 765KV S/ C Raigarh Pooling Station (Near Kotra ) - Champa Pooling Line commissioned on 29.05.15 .. 

station line 
3 .4 Transmission System for IPP Generation Projects in Madhya Vadodara S /stn . commissioned in Jun 15. 

Pradesh and Chhatisgsrh 
3 . 4 . 1 | 765KV S / C Indore - Vadodara line 

Line commissioned in May 14 ( through 
contigency arrangement) due to delay in 
Vadodara GIS . Regular operation restored in 

Jun 15 . 
3 . 4 . 2 | 400KV D / C Vadodara -Pirana (Quad ) line 

Line commissioned in Mar 14 ( through 
contigency arrangement by passing Vadodara 
S /s.) & Regular operation done with Vadodra 

GIS on 31.05 . 15 . 
3 .5 Transmission System strengthening in Western part ofWR for IPP | BPTA Schedule May 15 . 

Generation Projects in Chhatisgsrh - part- D 
3. 5 . 1 | 765KV D / C Wardha - Aurangabad line 

Line commissioned in Jul 14 
3 .5 . 2 | 400KV D / C Aurangabad - Boisar line ( Quad) 

Stage - I Forest clearance ( 138ha.) received in 
Aug 15 . 
Severe ROW problem (involvement of grape 

garden ) . Critical 
| System Strengthening in North /West part of WR for IPP Proj. in BP TA Schedule May 15 . 

Chhattisgarh . Part - E 
3.6 .1 | 765 KV D /C Aurangabad (PG ) - Padghe (PG ) line 

Forest dearance awaited . Commissioning 
matching with down stream Padghe -Kudus & 

Kudus (MSETCL ) S /S .MSETCL S /S critical. 
3 . 6 .2 | 400KV D /C Padghe (PG ) - Padghe (Kudus ) line ( Q ) 

Commissioning of Kudus S /S by MSETCL 
ctritical . Completion matching with A bad 

Padghe line 
3.6 .3 | 400KV D / C Vadodra - Asojline ( Quad ) 

Line commissioned in Mar 14 ( through 
contigency arrangement by passing Vadodara 
S /s.) & Regular operation done with Vadodra 

GIS on 31.05 . 15 . 
Transmission System for connectivity of Essar Power Gujarat BPTA 

Schedule May 14 . 
Limited . 

Gen . project delayed . 
3. 7 .1 400KV D /C Essar Gujarat TPS - Bachau line ( Triple) 

Line completed & charged in Mar 16 (anti 
theft measure ). 09 nos . fdn ., 10 nos . tower 
erection & 3 .0 Kmstreinging which is held -up 
due to non - finalisation of gantry by Essar 

Power (Gen . projuncertain ). 
3 . 8 System Strengthening in Raipur - Wardha Corridor for IPP 

* BPTA Schedule Dec 15 . 
Project in Chhattisgarh - Part - 6 
3. 8 .1 | 765 KVD / C Raipur Pooling Stn. - Wardha line - II 

Stage - I forest clearance (295 Ha ) received in 


3 .6 


3 . 7 


[ 911 III - 905 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


337 


3 . 11 


Jun 15 & Stage- II recevied in Dec 15 . 
3 .9 Transmission System Associated with Mauda Stage - II (2x660MW) 

Gen . Proj. 
3 . 9 . 1 400KVD / C Mauda - II - Betul line ( O ) 

Severe ROW problem being faced . 
3.9 .1 | 400KV D /C Betul - Khandwa line (Q ) 

Forest clearance ( St- I received in Nov 15 ) . 

Permision to work obtained in Jan 16 . 
3. 9 .1 | 400KV D / C Khandwa - Indore line 

Forest cearance (St-I received in Nov 15 ). 

Permision to work awaited . 
3. 10 Transmission System Associated for Solapur STPP (2x660MW ) 

Gen . Proj. 
3 . 10 . 1 | 400KVD / C Solapur STPP - Solapur line ( Q ) 

Line commissioned in Apr 15 .. 
Inter- Regional System Strengthening Scheme in WR and NR 

( Part - A ) 
3 . 11 .1 | 765KV D / C Aurangabad - Solapur line 

Line commissioned in Sep 15 . 
3 . 12 Transmission System Associated with KAKRAPAR APP - 3 & 4 
3 . 12 . 1 | 400KV D / C Kakrapar APP - Navsari line 

| Stringing commenced from Mar 16 . 
3. 12 .2 | 400KV D / C Kakrapar APP - Vapi line 
3 . 13 Transmission System Associated with LARA STPS - I Gen . Proj. 

NTPC 
3 . 13 . 1 | 400KV D / C Lara STPS - Raigarh (Kotra ) line 

3. 13. 2 | 400KV D / C Lara STPS - Champa PS line ( Q ) 
3 . 14 | Transmission System Associated for Solapur STPP (2x660MW ) - 

Part- A 
3 . 14 . 1 400KV D / C Solapur STPP - Solapur line - II ( Q ) 
3 .15 GREEN ENERGY CORRIDORS : - Inter State Transmission | Compln . Sch . - 36 months form IA 

Scheme ( ISTS ) - Part - C 
3 . 15 . 1 765KV D / C Bhuj Pool - Banaskanta line 

Award under progress. 
4 . 16 Transmission System for Ultra mega Solar Park in Rewa District , | Compln Sch . : 14 months from IA . 

Madhya Pradesh . 
4 . 16 . 1 LILO of 400KV D /C Vindhyachal - Jabalpur line (Q ) (IInd Ckt.) at Award placed in Feb 16 . 

RewaPooling Stration . 
4 . 17 

Transmission System Strengthening associated with Mundra | Compln Sch . : 30 months from IA . 

UMPP ( Part- A ) 
4 . 17 . 1 LILO of 400KV D / C both ckt ofMundra UMPP - Limbdi ( 

1 Award laced in Feb 16 . 
Bachau . 
4 .0 SOUTHERN REGION 

Kaiga 3 & 4 Trans. System 

(Balance Line) 
4 . 1. 2 | 400 KVD /C Mysore - Kozhikode line 

Line commissioned in 14. 10 . 15 
4 .2 | Kundankulam - APP Trans. System 

(Balance lines ) 
4 . 2 .1 Edamon (KSEB ) - Muvattupuzha ( PG ) D / C ( Quad ) line 

G .O . issued byGovt . ofKerala dated on 
19 .08 . 14 recommending additional 
compensation by land owner. Work to start 
after assesment of compensation & payment 
by StateGovt./ KSEB . Revised G .O . with 
enhansed compensation issued in Jan 15 . 
Recently G .O . issued on 30 .07. 15 in which 
compensation to be done on land value, to be 

finalised by concerned DC . 
4 . 2 . 2 | Kundankulam (NPC ) - Tirunelveli (PG ) D / C (Quad ) line - I 

Commissioned . 
4 . 2 .3 | Kundankulam (NPC ) - Tirunelveli ( PG ) D /C ( Quad ) line - II 

Commissioned . 
4 .2 .4 Tirunelveli ( PG ) - Udumalpet ( PG ) D / C line 

Commissioned . 
4 . 2 . 5 Tirunelveli (PG ) - Edamon (KSEB ) Multi -Ckt line 

Commissioned . 
4 . 2 .6 | Muvattupuzha ( PG ) - North Trichur (PG ) D /C ( Quad ) line 

Commissioned . 
4 .2.7 | LILO ofboth ckt ofMaduri (PG ) - Trivendrum (PG ) D /C line at Commissioned . 

Tirunelveli 


4 . 1 
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4 . 3 System Strengthening - XII of SR 

* Completion uncertain . 
4. 3.1 LILO ofNeelamangla - Hoddy 400KV S / C line & LILO of * ROW problem continues. Completion 

Somanhally - Hoddy 400KV S / C line at Yelahanka through Multi uncertain . 
Ckt. 

Work commenced in Jan 14 . However work 

again stopped due to agitation . 
4 . 4 

Common System Associated with Costal Energen Private Ltd BPTA Schedule Dec 14 . 
and Ind -Barath Power Ltd . (LTOA ) Gen . Proj. in Tuticorin area 

Part - B . 
4 .4. 1 | 765KV D / C Tuticorin Pooling Station - Salem Pooling Station line 

(initialy charged at 400KV ) 
4 .4.2 | 400KV D / C Salem Pooling Station - Salemline (Quad ) 

Erection completed . Commissioning matching 

with Salem - Somanahali line . 
4 .4 .3 | 765KV S /C Salem Pooling Station - Madhugiri Pooling Station line | Severe ROW being faced in Karnataka . 
(initialy charged at 400KV ) 

Critical 
4 . 5 System Strengthening - XIII of SRGrid 
4 . 5 . 1 | 400KV D / C Gooty - Madhugiri line 

Line commissioned in Nov 15 . 
4 .5 . 2 | 400KV D / C Madhugiri - Yelhanka line ( QU AD ) 

Prolonged severe ROW in Kamataka. Effort 

being made for resolving 
4 .6 | System Strengthening in SR - XIV 

* Completion uncertain 
4 .6 .1 | 400KV D / C Dharmapuri (Salem New ) - Soman ahalli line 

Severe ROW problem faced in Karnataka. 
Critical . Issues to related compensation not yet 

resolved . 
Common Trans . Scheme Associated with ISGS Project in 

Scheme under review in view of CERC 
Vemagiri Area of Andhra Pradesh - Part - A1. 

direction . 
4 .7 .1 | LILO ofGazuwaka - Vijayawada 400KV S /C line at Vemagiri Line cancelled in this scheme 

Pooling Stration . 
4 . 8 System Strengthening in SR - XVIII 
4 .8 . 1 | 400KV D / C Vijayawada - Nellor line 

Ready for commissioning in Jul 15 & 

commissioned in Aug 15 . 
4 .8 . 2 | 400KV D / C Nellor - Thiruv alamline (Quad ) incl. common portion Line commissioned in Apr 14 . 

of LILO at Tiruvalam - 26 Locs . 
4 . 8 . 3 | 400KV D / C Thiru valam - Sholin ganallur (Melakotiyuar ) line 

Line commissioned in Jul 14 . 
4 .8 .4 LILO ofBangalore - Salam 400KV S / C line atHosur 

Line commissioned in Jan 14 
4 . 9 Transmission System Associated with Contigency plan for 

Evacuation of Power from IL & FS (2x600MW ) 
4 .9 .1 LILO of 2nd Ckt ofNeyveli - Trichy 400KV D / C line at 

Line commissioned in Sep 15. 
Nagapattnam Pooling Stn . 
4 .9 .2 | Strengthening ofNeyveli TS -II to Neyveli TS -I expension link with Line commissioned in Nov 15 . 

higher capacity conductor 
4 .10 System Strengthening in SR - XXII 
4 . 10 . 1 | 765KV S / C Kurnool (New ) - Raichur line 

Line commissioned in Dec 15 . 
4 . 11 

Trans. System for connectivity for NCC Power Project LTD 
4 . 11. 1 400KV D / C NCC Gen . Sw Yd . - Nellor PS line ( Q ) 

Line commissioned in Mar 16 . 
4 . 12 Sub station works associated with System Strengthening in SR 

for Inport of Power from ER . 
4 .12 . 1 | LILO ofGazuwaka - Vijayawada 400KV S /C line at Vemagiri 

Pooling Stration . 
4 . 13 | Sub station works associated with Hyderabad (Maheshwaram ) 

Pooling Station 
4 .13. 1 | LILO of Hyderabad - Kurnool400KV S / C line at Maheshwaram Award placed in Mar 15 . Engg. & survey 
Sub Stration . 

under progress. 
4 . 14 Transmission System for Ultra mega Solar Park in Anantpur 

District, Andhara Pradesh - Part- A ( Phase - I) 
4 .14 . 1 | LILO of400KV S / C Kadapa (Cuddapah ) - Kolar line at NP Kunta | Work under progress . 

Pooling Stration . 
4 . 15 System Strengthening - XXIV in Southern Region 

4 .15. 1 | LILO of 765 KV D / C Kurnool - Thiruvalamline at Cuddapah . | Award placed in Feb 16 . 
4 . 15 .2 400KV D /C Cuddapah - Hindupur line (Q ). 

| Award placed in Jan 16 . 


Line co 
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5 . 0 


4 . 16 Connectivity for Kudankulam 3 & 4 with Inter - state 

Transmission system 
4 . 16 . 1 | Extn . of400KV D / C Kudank ulam APP - Tirunveli line ( Q ) 

Award under progress . 
4 . 17 Transmission System for Ultra mega Solar Park in Anantpur Compln Sch . : ( 16 LLO in & 30 LILO out ) 
District, Andhara Pradesh - Part- B ( Phase - II ) 

months from IA 
4. 17 .1 | LILO of 400KV D /C Cuddapah - Hindupur line ( Q ) (both Ckts ) at Award placed in Jan 16 . 

NP Kunta Sub Stration . 
4 . 18 Removal of Constraints in 400KV Bays Extn . at400KV 

Vemagiri S / stn . 
4 . 18 . 1 Both ckts ofone LILO D /C portion of Simhadri - Vijayawada Award placed in Mar 16 . 

400KV line at Vimagiri -I (AP ) shall be LILOed at Vimagiri- II (PG ) 

- (D / C portion ( 1 . 8 Km ) & Multi Cktportion ( 13.2 Km ). 
4 . 18 . 2 Both ckts of IInd LILO D /C portion of Simhadri - Vijayawada Award placed in Mar 16 . 

400KV line at Vimagiri -I ( AP ) shall be LILOed at Vimagiri - II (PG ). 
There shall be no loop out. The open section of400KV D /C line 
from Vemagiri -I (AP ) shall be used for termination of 400KV Kota 
line . 

EASTERN REGION 
5 . 1 Transmission System for Development of Pooling Station in Gen . 

project 

delayed 
Northern Region Part of West Bengal and Transfer of Power (ant. in 2017 - 18 ).Works slowed down to the 
from BHUTAN to NR /WR . 

extent feasible to match Genaration . 
5 . 1. 1 LILO of Bishwanath Chariali - Agra HVDC line at New Pooling Work 

under 

progress . 
Station in Alipurduar for parallel operation ofthe HVDC stn . Commissioning matching with associated 

HVDC terminal . 
5. 1.2 LILO of 400KV D /C Bongaigaon - Siliguri line (Pvt . Sector line) at Completion matching with Alipurduar PS. 

New Pooling Station in Alipurduar 
5 . 1.3 | LILO of400KV D /C Tala - Siliguri line at New Pooling Station in | SCOPE DELETED . 

Alipurduar 
5 . 1 .4 400KVD / C Punatsangchu - 1 (Gen . Proj. in Bhutan ) - Alipurduar line Wild life sanctuary in volved . Case processed 
(HTLS Cond .) India Portion . 

at NBWL & forwarded to State for further 
processes . 

Gen . expected beyond 2017 -18 . 
5 . 1.5 | LILO of 220KV D / C Birpara - Salakati line atNew Pooling Station | Completion matching with Alipurduar PS . 

in Alipurduar 
5 .2 Transmission System for Transfer of Power from Generation ICT- II expected by May 16 

Project in SIKKIM to NR /WR Part - A . 
5 . 2 . 1 LILO of Siliguri (Existing ) - Purnea 400KV D / C line (Q ) at New Line commissioned in Mar 16 . 

Pooling station at Kishanganj 
5 .2 .2 | LILO of Siliguri - Dalkho la 220KV D /C line at New Pooling Line commissioned in Mar 16 . 

station Kishanganj 
5 .3 Eastern Region Strengthening Scheme - III 
5 .3 . 1 | 400KV D /C Sasaram - Deltonganj line 

Completion matching with Daltanganj S / s 
delayed due to non -availibility of sub station 

land ( land acquired in May 15) . 
5 . 3 .2 | LILO of400KV D / C Baripada - Mendhasal at Pandiabil 

Completion matching with Pandiabil sub 
( In place of400KV D / C Mendhasal-Uttra line ) 

station . 
5 .3 .3 | LILO of400KV D / C Kahalgaon - Biharshariffline ( Ist line) at Line commissioned in Mar 14 

Lakhisarai 
5 .3 .4 | LILO of 400KV D / C Kahalgaon - Biharshariffline (2nd line) at Line commissioned in Nov 12. 

Banka 
5 . 3 . 5 LILO of400KV S / C Meramundali - Jeypore line at Bolangir 

Line commissioned in Aug 12. 
5 . 3 .6 | LILO of400KV S / C Rengali - Baripada line at Keonjhar 

Line commissioned in Jan 13 . 
5. 3.7 | LILO of400KV D /C (one ckt) Baripada - Mendhas al line at Dubri Line ready for commissioning in Jul 15 & 
(OPTCL ) 

commissioned alongwith extn . ofDubri 

(OPTCL ) S /s in Aug 15 
5 . 3 .8 | LILO of400KV D / C (both ckt) Jamshedpur - Rourkela line at Line charged & ready for commissioning in 
Chaibasa 

Nov 14 . 
Transmission System for Phase - I Generation Projects in 


5 . 4 
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ORISSA - Part- A . 
5 .4 .1 | 765KV S /C AngulPooling station - Jharsuguda Pooling station line - | Line commissioned in Mar 15 . 


( Incl . Common D / C portion -212 locs . oftotal line ) 
5. 4.2 | 765KV S /C Angul Pooling station - Jharsuguda Pooling station line - Line commissioned in Jan 16 


ІІ . 


in 


5 .4 .3 | LILO of 400KV D / C Rourkela - Raigarh at Jharsuguda Pooling stn . | Ckt- I of LILO line commissioned in Mar 13 

(44 Ckm ) & Ckt- II in May 13 (44 Ckm ). 
5 . 4 .4 | LILO of400KV S / C Meramunali - Jeypore at Angul Pooling stn . | LILO line commissioned in Mar 13 . 
5.4 .5 | LILO ofone ckt 400KV D / C Talchar - Meramundali at Angul Line commissioned in Mar 14 . 

Pooling station . 
5 .5 

Transmission System for Transfer of Power from Generation 

Project in SIKKIM to NR /WR Part - B . 
5 . 5 . 1 | 400KV D / C Kishanganj - Patna line (Quad ) 

Line commissioned in Mar 16 . 
5 . 5 . 2 | LILO of 400KV D / C Teesta V - Siliguri line at Rangpo ( 1 D / C & Ckt- I ( 7 Ckm ) commissioned in Apr 14 & 
1 .5 M / C ) 

Ckt - II ( 8 ckm ) commissioned in Oct 14 . 
5 . 5 . 3 | LILO of Teesta - III - Kishanganj400KV D /C ( Q ) at Rangpo (21 LILO - IN portion completed & test charged 
D / C + 1 .5 M / C ) 

Mar 16 . 
(being constructed under JV route ) 

LILO - OUT now being proposed for 
deferement due to delayed 

clearance /Generation . 
5 .5 .4 220KVD / C Rangpo - New Melli line (twin moose ) (20 .5 D /C & 15 Line commissioned on 19.05. 15 

M / C ) 
5 .5 . 5 | LILO of 132KV S /C Gangtok - Rangit line at Rangpo 

Ckt- I commissioned in Apr 14 ( terminated as 
Chuzachan )-1 Ckm . Balance commissioned in 

Nov 14 . 
5 . 6 Transmission System for Phase -I Generation Projects in 

Gen . Project 

delayed 
Jharkhand and West Bengal - Part - A1. 

( ant. in 2016 - 17 & beyond ) 
5 .6 . 1 | 400KVD / C Ranchi - Jharkhand Pooling Stn . line (Quad ) 

Testing under progress . Completion matching 
with Jharkhand Pool & Jharkhand Pool bay at 


line . 


5 . 7 


5 . 8 


5.6 .2 | 400KV D / C Jharkhand Pool - Gaya line (Quad ) 

Permission to work received in May 15 . 
Repeated stoppage of work by extremists 

affecting progress . 
Split Bus Arrangement for avrious Sub Stations in Eastern 

Region 
5 .7 . 1 | 400KVD / C trans. Line for swapping of Purnea baya ( 1 & 2) with ROW problem being encountered . Critical. 

Sasaram bays (# 3 & 4 ) at BiharshariffS / Stn . 
5 . 7 . 2 400KV D / C trans. Line for swapping ofKahalgaon # 1bay with Commissioned in Apr 15. 

Sasaram # 1 bay at Biharshariff S / Stn . 
5 . 7 . 3 400KV D / C trans. Line for reconfiguration of BiharshariffCkt Bay at NTPC yet to be awarded . Critical 

III & IV from its present position to St. - II side ofKahalgaon Sw . yd . 
ofNTPC 

Eastern Region Strengthening Scheme- V 
5 . 8 . 1 | 400KV D / C Rajarhat - Purnea line ( Tripal) 

Severe ROW problemin Jharkhand area . 
(with LILO of one ckt at Gokarana (WBSETCL ) & other ckt at 

Farraka (NTPC ). 
5 .8 . 2 | LILO of Subhash gram - Jeerat 400KV S / C line at Rajarhat 
5 .9 Eastern Region Strengthening Scheme - XIII 
5 .9 .1 Re- conductoring of 400KV D /C Farakka -Malda line (HTLS Cond.) | Line charged in Mar 16 

with associated bays . 
5 . 10 Transmission System Associated with Darlipalli TPS 

Compln Sch . 29 months from IA . 
5 .10 .1 | 765KV D / C Darlipalli TPS - Jharsuguda ( Sundergarh ) Pooling Stn . Award placed in Jan 16 . 

line 
6 .0 NORTH EASTERN REGION 
6 . 1 

Trans . System associated with Pallatana gas Based Power 

Project and Bongaigaon Thermal Power Station (BTPS ) 
6 .1. 1 400KV D /C Bongaigaon TPS - Bongaigaon line 

Line completed & ready for commissioning. 
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6 . 1 . 2 | 400KV D / C Pallatana - Surajmaninagar line (charged at 132KV) 
6 . 1 . 3 | 400KV D / C Silchar - Purba Kanchan Bari line ( charged at 132KV ) 
6 .1.4 | 400KV D / C Silchar - Melriat (New ) line (charged at 132 KV) 


| Commissioning held up due to Gen . delayed . 

Line completed & test charged in Jun 12 . 
Line commissioned in Jul 15 
Major portion of line in forest . Severe ROW 
in vicinity of Aizwl town due to stiff 
resistance from In fluential local owner . 
Package under re - tendering. 
Line commissioned in Mar 15 . (charged at 
132KV ). 
Line commissioned in Jul 15 
Line commissioned in April. 12. 


6 . 1. 5 | 400KV D /C Silchar - Imphal (New ) line (charged at 132KV ) 


6 . 1 .6 | 220KVD / C Mariani(New )-Mokikchung (PG ) 
6 .1. 7 | 132KV Silchar - Badarpur (PG ) Switching station Interconnecting 

132KVD / C line 
6 .1.8 | 132KV D / C Melriat (New ) - Sihmui line 


awaited . 


Ist stage forest clearance 
Package under re -tendering . 
Package under re - tendering . 


6 .1.9 | LILO of01 ckt at 132KV Aizwol (PG ) - Zemabawk (Mizoram ) at 

Melriat ( PG ) 
6 . 1 . 10 | 132KV D / C Silchar - Srikona (AEGCL ) line 
6 . 1 . 11 | LILO of 132KV D / C Panchgaram -Dullovcherol at Silcher line 

(contigancy arrangement of Silchar - Halaikandi line) 
6 . 1 . 12 | 132KV D / C Mokokchung (PG ) - Mokok chung ( (Nagaland ) line 
6 . 1 .13 | 132KV S / C Pasighat - Roing line (on D / C ) 


Line commissioned in Mar 12 . 
Line test charged on 13 .06 .12 . Balance line by 
Jun 16 . 
Line commissioned in Jul 15 
Readiness ofup stream & downstream system 
being implemented by Arunachal Pradesh 
Govt. critical for commissioning of line. 
Damage towers/ fdns. Being taken up for 
rectification / re - casting 
Progress affecetd due to ROW problem 
( geogrephical condition ) . Critical 
Progress affecetd due to ROW problem 
( geogrephical condition ). Critical 
Line commissioned in Mar 13 . 


6 .1. 14 | 132KV S / C Roing - Tezu line (on D / C ) 


6 . 1. 15 | 132KV S / C Tezu - Namsai line (on D / C ) 


Line commissioned in Mar 13 . 


Line commissioned in Jan 16 . 


Line completed & test charged in Dec 15 . 


6 . 1 . 16 | LILO of 400KV S / C Kaith alguri - Misa line at Mariani (New ) 

(Charged at 220KV ) 
6 . 1 . 17 LILO of 132KV S / C Loktak - Imphal (Mizoram ) line at Imphal (PG ) 
6 .2 Radial Interconnection Between India (NER ) and Bangladesh - 

India Portion 
6 . 2 . 1 400KV D /C Surjamaninagar ( Tripura ) - Indo-Bangladesh Border 

line (operated at 132KV ) 
TB CB Lines 
System Strengthening in Southern Region for Import of Power 
from Eastern Region 
765 KVD / C Srikakulam PP - Vemagiri- II PS 
400KV D / C Khammam - Nagarjunsagar line 
Transmission System pertaining to IPPs of 
Nagapattinum /Cuddalore Area . 
765KV D /C Nagapatti nam - Salemline 
765KV S / C Salem - Madhu giri line 
Associated Transmission System of Unchahar TPS . 
400KV D / C Unchahar - Fatehpur Line 
Northern Region Strengthening Scheme - XXXI ( Part- A ) 
LILO of 400KV D / C Abdullapur - Karcham Wangtoo at Kala Amb . 
Transmission System Strengthening Associated with 
Vindhyachal - V 
765KV D / C Vindhyachal - Jabalpur line 
Transmission System Associated with Gadarwada STPPS of 
NTPC ( Part - A ) . 
765KV D / C Gadarwara - Jabalpur Poolline 
765 KV D /C Gadarwara - Warora Pooling Stn . line 
LILO of 2xD / C 400KV Wardha - Parli line at Warora Pooling Stn . 


Severe ROW problem is being faced . 


Work under progress . 


Award under progress . 


Award under progress . 


Award placed in Dec 15 . 


Award placed in Jan 16 . 
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( O ) 


Award placed in Feb 16 . 


Award placed in Dec 15 . 
Award placed in Dec 15 . 


Transmission System Associated with Gadarwada STPPS of 
NTPC ( Part - B ). 
765KV D / C Warora Pooling Stn . - Parliline 
765KV D / C Parli - Solapur line 
400KV D / C Parli - Parli line ( Q ) . 
Beyond Vemagiri Transmission System 
765KV D / C Vemagiri - Chilakaluripeta line 
765KV D / C Chilakaluripeta - Cuddapah line 
400KV D / C Cuddapah - Madhugiri Trans . line ( O ) 
400KV D /C Srikakulam - Garividi Trans . Line (Q ) 
400KV D / C Chilkaluripeta - Naras araopeta Trans . Line (Q ) 
Other Consultancy Project 
Leh Transmission System 
220KV S / C Alusteng - Drass - Kargil - Khalsti - Leh Trans. Line 


Award placed in Mar 16 . 
Award placed in Mar 16 . 
Award placed in Mar 16 . 
Award placed in Mar 16 . 
Award placed in Mar 16 . 


Work under progress 


CHAPTER -7 


TRANSMISSION SYSTEM REQUIREMENT UPTO 2021 -22 


7 . 1 


FORMULATION OF TRANSMISSION PLAN 


7 .1 . 1 


Planning of the transmission system for a particular timeframe takes into account the existing system and plans formulated 
by CEA and the generation projects being taken up for execution in that timeframe. The transmission system requirement 
covers the power evacuation system for the generation projects and system strengthening ofthe network for meeting theload 
growth in that time frame . The transmission system is evolved keeping in view the overall optimization on a National level. 
In this process the total investment in transmission including the inter-state as well as intra - state systemis optimized . Based 
on the perspective plan developed by CEA and depending upon generations likely to be available during the next 3 -4 years 
and gowth in power demand / load in particular areas , CTU or STUs have to prioritize , review (if required ) and take up 
transmission systemexpansion programme for implementation . 
The development of the transmission system , which is a continuous process , is planned to take care of expansion of ISTS 
and Intra -STS transmission network . Based on above concept, studies were carried out as discussed in detail under Chapter -5 
for assessing transmission requirement under various scenarios , up to 2021- 22 . 


7 . 1 . 2 


7 . 1. 3 


It is broadly seen that the system that has been planned thwugh the coordinated planning process i.e . through regional 
Standing Committee (s ) on Power System Planning, is adequate to cater to various load -generation scenarios including RES 
generation . 


7 .2 


TRANSMISSION SYSTEM REQUIREMENT UP TO 2021 -22 


7 . 2 . 1 


The total transmission system required for period up to 2021-22 has been compiled and presented in this report in following 
sub head : 


(i) 
(ii) 


(iii) 


Inter -Regional Transmission Links 
Reactors including dynamic compensation 
Interconnection with neighbouring countries 
Transmission system planned & agreed in Standing Committee Meetings offive regions, including both ISTS and 
Intra -STS . 


( iv ) 


7 . 3 


INTER -REGIONAL TRANSMISSION LINKS 


To cater to above import / export requirement of various regions, a number of inter-regional transmission corridors have 
already been planned . These high capacity transmission corridors are in various stages ofimplementation and most of these 
are likely to be commissioned by 2021 -22 . Details of the Ongoing Inter- Regional Transmission Capacity Addition are 
available at Annex - 7 . 1 . The summary ofthese corridor capacities is given below : 
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Inter -Regional corridors 


West - North 
North East - North 
East - North 
East - West 
East - South 
West - South 
East - North East 
Total 


INTER -REGIONAL TRANS. LINKS & CAPACITY (MW ) 
At the end of 12th Plan Addition expected during 

the period 2017 -22 
15420 

21300 
3000 

0 
21030 

1 500 
| 12790 

8400 
7830 

0 
12120 

11800 
2860 

O 
75 ,050 

43 ,000 


Expected by end of the 
period 2017 -22 

36720 

3000 
22530 
21190 

7830 
23920 

2860 
1 , 18 ,050 


Thus the total inter -regional capacity addition planned during the period 2017 -22 is 43,000 MW . With the above addition , the total 
inter -regional capacity would grow from the present capacity of 75 ,050 MW to 118 ,050 MW by the end of the plan period 2017 - 22 . 
The summation of the transmission capacities of inter- Regional links is a figurative representation of the bonds between the regions. 
These aggregate numbers do not indicate actual power transfer capability across different regions/ states. The power transfer capability 
between the two points in a grid depends upon a number of variable factors such as load flow pattem , voltage stability , angular 
stability , loop flows and line loading etc . The system operator and transmission access provider have to assess the trans fer capability 
between two points of the grid from time to time. 
7.4 REACTIVE COMPENSATION 


7 .4 . 1 


Voltage control in an electrical power system is important for proper operation of electrical power equipment to prevent 
damage due to overheating ofgenerators and motors ,to reduce transmission losses and to maintain the ability ofthe system 
to withstand and prevent voltage collapse . Voltage control is essential on account of several reasons namely , 


Power-system equipments are designed to operate with in a range of voltages, usually within + 5 % to + 10 % of the 
nominal voltage . 
Reactive power consumes transmission and generation resources . To maxi mize the amount ofreal power that can 
be transferred across a congested transmission interface , reactive -power flowsmust be minimized . 
Reactive power flow on transmission systemincurs real power losses . Both capacity and energy must be supplied 
to replace these los ses . 


7 . 4 . 2 


The above reasons necessitate proper reactive power management in power system . In order to provide adequate reactive 
compensation in transmission lines and substations, bus reactors as well as line reactors are planned . A large number of such 
compensating devices, which are under implementation , are expected by 2021 - 22 and the implementation plan is 
summarised in the tables given below : 


Summary o 

Summary of Bus Reactors (Under Implementation ) in India during the period 2017 -22 
Region 

Period MVAr Compensation 

Cost (in Cr ) 
765kV 400kV 765kV 

400kV 
ER 

2017 -22 1320 4455 187 

680 
NER 2017 - 22 

0 1820 0 

290 
NR 2017 -22 

720 2750 118 

417 
SR 2017 - 22 

3120 813 

128 
WR 2017 -22 

2940 1188 438 

185 
ALL INDIA 

2017 - 22 

8100 11026 1254 

1701 
Total Bus Reactors (in MVAr) expected 

19126 

2955 
during the plan period 2017 - 22 (Voltage 
wise ) and estimated cost 


510 


0 


Summary of Line Reactors (under implementation ) in India during the period 2017 -22 
Region 

Period MVAr Compensation 

Cost ( in Cr) 
765kV 400kV 765kV 

400kV 
ER 

2017 - 22 4020 1926 339 

169 
NER 2017 - 22 

0 412 

36 
NR 2017 - 22 2100 

226 177 

11 
SR 2017 - 22 5886 

852 496 

75 
WR 2017 - 22 14280 

1612 1204 

142 
ALL INDIA 2017 - 22 26286 4928 T 2216 

433 
Total Line Reactors ( in MVAr) expected 

31314 

2649 
during the plan period 2017 - 22 (Voltage 
wise ) & estimated Cost 
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7 .4 .3 


In addition to the above compensation devices that provide reactive power support to the grid under steady state conditions , 
several Dynamic Compensation devices such as Static Var Compensators (SVCs) and Static Compensators (STATCOM ) 
are under implementation in the ISTS network of India . These devices have been primarily planned to provide dynamic 
stability to the Grid under contingency conditions and to provide fast mbust system response to severe disturbances in the 
grid where voltage recovery is critical . Details of such devices which have been commissioned / in operation / are under 
implementation and expected to commissioned during the plan period 2017 -22 are as given below : 


Si. | 


Status 


No. 


Dynamic 
Compensation 

(SVC ) 


Mechanically Switched 
Compensation (MVAR ) | 
Reactor Capacitor 


IA cost 
(in Cr) 
(Rs.) 


Location 

Dynamic 
Compensation 

(STATCOM ) 
Northern Region 
Nalagarh + /- 200 MVAR 
New Lucknow + / - 300 MVAR 
New Wanpoh 


1 


2 x 125 


2 x 125 


2 


2 x 125 


1 x 125 


Under construction 431 .89 
Under construction 
Under construction | 829 .98 


Kankroli 


Commissioned 


(+ ) 300 / (-) 200 
MVAR 
(+ )400 / (- )300 
MVAR 
( + )600 / (-1400 
MVAR 


Ludhiana 


Commissioned 


U 


+ 280MVAR 


Commissioned 


1071. 24 


2 x 125 
2 x 125 


1 x 125 
1x 125 


Under construction 
Under construction 


8 


9 


2 x 125 
2 x 125 


1 x 125 
1 x 125 


Under construction 
Under construction 


2 x 125 


1 x 125 


Under construction 


562 .25 


Kanpur 
Western Region 
Solapur 

+ / - 300 MVAR 
Gwalior 

+ / - 200 MVAR 
Satna 

+ / - 300 MVAR 
Aurangabad | + / - 300 MVAR 
(PG ) 
Southern Region 
Hyderabad +/ - 200 MVAR 
(PG ) 
Udumalpet + /- 200 MVAR 
Trichy 

+ / - 200 MVAR 
NP Kunta + /- 100 MVAR 
Eastern Region 
Rourkela 

+ / - 300 MVAR 
Kishanganj + / - 200 MVAR 
Ranchi (New ) | + 300 MVAR 
Jeypore 

+ / - 200 MVAR 


| 12 
| 13 

14 


2 x 125 
2 x 125 


| 1x 125 

1 x 125 


Under construction 
Under construction 
Commissioned 


2 x 125 
2 x 125 


15 
16 
17 
18 


2 x 125 
2 x 125 


Under construction 6 .21 
Under construction 
Under construction 
Under construction 

Total | 3661.57 | 


2 x 125 


Hence, the estimated cost of dynamic compensation devices is about 3662 Cr INR (including cost of 2 SVCs recently 
commissioned in Northern Region ). 


7 .5 


INTERCONNECTION WITH NEIGHBOURING COUNTRIES 


7 .5 . 1 


India and Bangladesh 


Existing Interconnections 


The 1st Cross border transmission interconnection between India and Bangladesh though Baharampur ( India ) - Bheramara 
( Bangladesh ) 400kV D / c line along with 500MW HVDC Back -to - Back terminal at Bheramara, was commissioned in Sept 
2013. This transmission link connects Eastem Region of India with Westem part of Bangladesh and 500 MW of power is 
being transferred from India to Bangladesh through this link . 
The 2nd transmission link between Tripura in North Eastern part of India and North Comilla in Eastern part ofBangladesh 
was commissioned on March 2016 and is operating in radial mode for export of power to Bangladesh . The above 
transmission link i.e . Surjyamaninagar ( Tripura in India ) – North Comilla / South Comilla (Bangladesh ) 400kV D /c line 
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( about 56km ) is presently operating at 132kV and power upto 160 MW is being transferred from India to Bangladesh 
through the line. 


At present, Bangladesh has been connected with both Eastern and North Eastern Region of India and upto 660 MW of power 
can be transferred from India to Bangladesh . 


Interconnection by end of period 2017- 2022 


The capacity of Bheramara (Bangladesh )HVDC station is planned to be enhanced to 1000MW and the same is likely to be 
commissioned by 2018 . 


More interconnections with Bangladesh are under consideration which would further enhance the power transfer capacity 
between the two countries. 


Implementation of 2nd Baharampur – Bheramara 400kV D /c line by POWERGRID and PGCB in Indian and Bangladesh 
territory respectively has alreadybeen taken up for reliable supply of 1000MW power to Bangladesh . 


As part of ongoing India - Bangladesh cooperation in power sector, additional interconnection between Indian grid and the 
northem part ofBangladesh grid hasbeen envisaged . Accordingly , a 765kV high capacity AC link ( initially to be charged at 
400kV) interconnecting Bomagar ( NER , India ),Parboti pur (Bangladesh ) and Katihar (ER , India ) with 500MW HVDC back 
to back station at Parboti pur in Bangladesh would be able to import 500 MW power in first phase and 1000 MW in second 
phase . This proposal is under discussion . 


7 . 5 .2 


India and Nepal 


Existing Interconnections 


At present about 14 nos. of cross border radial interconnection between India and Nepal at 11kV, 33kV and 132 kV are in 
operation . Further , the 400 kV D /C Dhalkebar (Nepal ) - Muzaffarpur( India ) line ( operating at 132kV ) between the two 
countries , commissioned in Feb 16 , was also inaugurated by Hon ble PMs of both India and Nepal on 20th Feb 16 . 
Currently about 440 MW power is being supplied to Nepal by India including 70MU /year ( free power ) fro m Tanakpur HEP 
( 3x40 MW ), 145 MW ofpower through Dhalkebar (Nepal ) - Muzaffarpur( India ) link and 100MW ofpower thwugh recently 
commissioned Kataiya – Kushaha 132K V S / C line on D /C towers and Raxaul-Parwanipur 132kV S/ C line on D / C towers . 


Interconnection by end of Plan period 2017 -22 


With upgradation of Dhalkebar-Muzzafarpur 400kV D / Cline (presently charged at 132kV) to 220kV ,the export ofpower to 
Nepal may increase by about 45MW ( total about 485MW ) . 
The Muzaffarpur (India) - Dhalkebar (Nepal ) 400k V D /c line is expected to be operated at its rated voltageby Aug 19 which 
would further enhance the power transfer to Nepal by 310 - 410 MW ( total about 845 - 945MW ). 


More interconnections with Nepal are under consideration which would further enhance the power transfer capacity between 
the two countries . It has been assessed that in the 2018 -19 time frame, Nepal is expected to have deficit of about 1000MW 
during the peak conditions while during 2021-22 , 2025 and 2035 Nepal is expected to have net exportable surplus ofabout 
5 .7GW , 13.2GW and 24 . 9GW respectively . The comprehensive transmission plan comprises ofGeneration Linked Schemes, 
India -Nepal Cross - Border Interconnections, East-West PowerHighway in Nepal and other strengthening system in Nepal for 
279 hydro projects with aggregate installed capacity of about 27 . 8GW by 2035 have also been worked out through joint 
studies by India and Nepal . 


7 .5 . 3 


India and Bhutan 


India and Bhutan already have existing arrangements for exchange of power . Bulk power generated at Tala HEP ( 1020 
MW ) , Chukha HEP (336 MW ) and Kurichu HEP ( 60 MW ) in Bhutan is exported to India through 400kV , 220kV and 
132kV lines , respectively . The basin -wise installed capacity of various existing hydw projects and projects likely to come 
up in Bhutan by the end ofplan period 2017- 22 is given below : 


SI. 


Existing 


by 2021 -22 


Name of the Generating Station 
Wangchhu B asin 
1 Tala 
2 Chukha 


1020 
336 


1020 
336 
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Sub Total (Wangchhu basin ) 


1356 


1356 


Punatsangchhu basin 
3 Dagachhu 


126 


126 
1200 
1020 
2346 


126 


Punatsan gchu- I 
5 Punatsangchu - II 

Sub Total (Punats angchhu basin ) 
Mangdechhu basin 
6 Mangdechu 

Sub Total (Mangdechhu basin ) 
Drangmechhu basin 
7. Kuruchu 

Sub Total (Drangmechhu basin ) 
TOTAL 


720 
720 


60 


60 
60 
1542 


60 
4482 


Accordingly , about 4482MW hydro projects are envisaged to come up in Bhutan by 2021-22. The following interconnection 
are existing/ has been planned for exchange of power with Bhutan : 


Existing Interconnection 
– Chukha HEP (Bhutan ) – Birpara (ER ) 220kV 3 circuits 
– Kurichu HEP (Bhutan ) - Geylegphug (Bhutan ) - Salakati (ER ) 132kV S /c 
– Tala HEP (Bhutan ) - Siliguri (ER ) 400KV 2xD /c 


Interconnection by end of period 2017 -22 
– Punatsangchu HEP - Alipurduar 400kV D /c (Quad Moose ): 170 km . 
– Jigmeling - Alipurduar 400kV D /c ( Quad Moose): 198 km . 
Following strengthening has been identified for dispersal of power in the Indian grid from Alipurduar (ER ): 
– Alipurduar – Siliguri 400kV D /c line ( quad ) 
– Kishanganj – Darbhanga 400kV D /c line ( quad ) 
India and Srilanka 


7 .5 .4 


A Memorandum of Understanding was signed between the Govt . of India , the Govt. of Sri Lanka, the Power Grid 
Corporation of India Ltd .(POWERGRID ) and the Ceylon Electricity Board (CEB ) on 9th June, 2010 for carrying out 
feasibility study for interconnection of India - Sri Lanka Electricity Grids. POWERGRID of India and CEB (Ceylon 
Electricity Board ) of Sri Lanka were appointed as executing agencies for the above project . The following cross-border link 
between India and Sri Lanka is under study/ discussion : 


2x500MW HVDC bipo le line from Madurai- New ( India ) to New Habarna (Sri Lanka ): 4 10 km 
- Overhead Line ( India ) : Madurai to near Dhanu shkodi : 180km 
- Submarine Cable: Dhanushkodi ( India ) to Thiruk ketis waram (Sri Lanka ):70km 
- Overhead Line (Sri Lanka) : Thirukketi swaram to New Habarna(New ) : 160km 
2x500MW HVDC terminal stations each at Madurai-New (India ) to New Habarna ( Sri Lanka ) 


Presently , technical , economic, commercial and implementation feasibility of this link is being explored thwugh mutual 
efforts ofboth the countries . 


7 .6 


TRANSMISSION SYSTEM REQUIREMENT IN FIVE REGIONS , INCLUDING BOTH ISTS AND INTRA 
STATE TRANSMISSION SYSTEM 


The details ofinter state transmission system requirement in different regions are given at Annex- 7 .2 . The state schemes 
required are given at Annex - 7 .3 . 


7 .7. 


REQUIRED TRANSMISSION SYSTEM ADDITION DURING PERIOD (2017 – 22 ) 


Based on the analysis , as mentioned in this report, about 110 ,000 ckm of transmission lines and 383 ,000 MVA of 
transformation capacity in the substations at 220kV and above voltage levels are required to be added during Plan period 
2017 -22 . The growth oftransmission system from 11th Plan to Plan period ending in 2021 - 22 is as given below : 
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Unit 


Transmission System 

Type / Voltage Class 


At the end of | Addition 
11th Plan During 12th 
(Mar. 2012 ) Plan 


At the end of 
12th Plan 


Expected to be 
added during 
Period 2017 - 22 


Expected ckms / 
MVA 
( commulative ) at 
the end of the 
plan period i .e . 
by 2021- 22 


TRANSMISSION LINES 


Ckm 


6124 


19596 


9432 


15556 


4040 


( a ) HVDC + 500kV /800 kV 
Bipole 
(b ) 765 kV 
(c ) 400 kV 


Ckm 


5250 


25990 


31240 


21603 


52843 


Ckm 


106819 


50968 


157787 


48092 


205879 


Ckm 


135980 


27288 


163268 


36546 


199814 


Ckm 


257481 


110370 


367851 


110281 


478132 


(d ) 230 / 220kV 
Total - Transmission Lines 
SUBSTATIONS 
(a ) 765 kV 
(b ) 400 kV 
( c) 230 / 220 kV 


MVA 


25000 


142500 


167500 


109500 


277000 


MVA 


151027 


89780 


240807 


178610 


419417 


MVA 


223774 


89184 


312958 


408538 


95580 
383690 


Total - Substations 


MVA 


399801 


321464 


721265 


1104955 


HVDC 


14000 


(a) Bi-pole link capacity 
(b ) Back - to back capacity 
| Total of ( a ), (b ) 


MW 
MW 


6750 
3000 
9750 


9750 

0 


16500 
3000 


30500 

3000 
33500 


MW 


9750 


19500 


14000 


7 . 8 ESTIMATED COST FOR TRANSMISSION SYSTEM DURING THE PLAN PERIOD 2017- 22 


An estimated expenditure of Rupees 2 ,69 ,000 crore would be required for implementation ofadditional transmission system 
in the country ( Transmission lines , Substations , and reactive compensation etc .) during the plan period ( 2017 -22 ). This 
indudes an estimated expenditure of about Rupees 30 ,000 crore required for implementation of transmission system below 
220kV voltage level. 


Annex - 7 . 1 


INTER -REGIONAL TRANSMISSION LINKS AND CAPACITY (MW ) 


Present 
Capacity (As on 
31.03 .2017 ) 

(MW ) 


Required 
Addition 
during Plan 
period 2017 - 22 

(MW ) 


Required 
cummulative 
Capacity by the 

end of Plan 
period i .e . by 
2021 - 22 (MW ) 


EAST -NORTH 
Dehri - Sahupuri 220 kV S / c 
Sas aram HVDC back - to -back 
Muzaffarpur -Gorakhpur 400 kV D / C (with Series Cap + TCSC ) 
Patna - Balia 400kV D / c (Quad ) 
Biharshariff - Balia 400kV D / c (Quad ) 
Barh - Patna - Balia 400KV D / c (Quad ) 
Gaya - Balia 765kV S / c 
Sasaram bypassing (additional capacity ) 
Sasaram - Fatehpur 765kV S / c 
Barh - II -Gorakhpur 400K V D /C (Quad ) line 
Gaya - Varanasi 765 KV 2xS / c line 
Biharsharif- Varanasi 400kV D /c line (Quad ) 
LILO of Biswanath Chariali - Agra + / - 800 kV , 3000 MW HVDC Bi 
pole at new pooling station in Alipurduar and addition of second 3000 
MW module 


130 
500 
2000 
1600 
1600 
1600 
2100 
500 
2100 
1600 
4200 
1600 
1500 


130 
500 
2000 
1600 
1600 
1600 
2100 
500 
2100 
1600 
4200 
1600 
3000 


1500 
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21030 


1500 


22530 


390 
1400 
1200 
1400 
2100 
2100 
4200 


390 
1400 
1200 
1400 
2100 
2100 
4200 
4200 
4200 
21190 


4200 
4200 
8400 


12790 


260 
260 
500 
4200 
1000 
4200 
2500 
1000 
1500 


260 
260 
500 
4200 
1000 
4200 
2500 
1000 
3000 
3000 
4200 
4200 
4200 
4200 
36720 


1500 
3000 
4200 
4200 
4200 
4200 
21300 


15420 


Sub - total 
| EAST -WEST 
Budhipadar - Korba 220 kV 3 ckts . 
Rourkela - Raipur 400 kV D / c with series comp . + TCSC 
Ranchi - Sipat 400 kV D /c with series comp. 
Rourkela - Raipur 400kV D / c ( 2nd) with series comp. 
Ranchi - Dharamjayagarh - WR Pooi ling Station 765k V S / c line 
Ranchi - Dharamjay garh 765kV 2nd S / c 
Jharsuguda -Dharamjay garh 765kV D /c line 
Jharsuguda -Dharam jay garh 765kV 2nd D /c line 
Jharsuguda - Raipur Pool765kV D / c line 

Sub - total 
WEST - NORTH 
Auriya -Malanpur 220 KV D / C 
Kota - Ujjain 220KVD / C 
Vindhyachal HVDC back - to -back 
Gwalier -Agra 765 KV 2 x S / c 
Zerda - Kankroli 400kV D / c 
Gwalior- Jaipur 765kV 2xS / c lines 
Adani(Mundra ) - Mahendranagar HVDC bipole 
RAPP - Sujalpur 400kV D / C 
Champa Pool- Kuruk shetra HVDC Bipo le 
Upgradation of Champa Pool - Kuruk shetra HVDC Bipo le 
Jabalpur - Orai 765kV D / c line 
LILO ofSatna - Gwalior 765k V S / c line at Orai 
Banaskantha -Chittorgarh 765kV D /c line 
Vindhyachal - Varanasi 765kV D / c line 

Sub - total 
EAST - SOUTH 
Balimela -Upper Sileru 220kV S / c 
Gazu w aka HVDC back -to - back 
Talcher -Kolar HVDC bipo le 
Upgradation of Talcher -Kolar HVDC Bipole 
Angul - Srikaku lum 

Sub - total 
WEST- SOUTH 
ChandrapurHVDC back - to -back 
Kolhapur-Belgaum 220kV D /c 
Ponda – Nagajhari 220kV D / C 
| Raichur - Sholapur 765k V S / c line (PG ) 

Raichur - Sholapur 765k V S / c line (Pvt . Sector ) 
Narendra - Kolhapur 765kV D / c ( ch at400K V ) . 
Wardha - Nizamabad 765kV D / c line 
Warora Pool - Warangal (New ) 765k V D / c line 
Raigarh -PugulurHVDC line 
LILO of Narendra -Narendra (New ) 400k V (quad ) line at Xeldam (Goa ) 

Sub - total 
EAST - NORTH EAST 
Birpara -Salak ati 220kV D / C 
Siliguri - Bongaigaon 400 kV D / c 
Siliguri - Bongaigaon 400 kV D /c (Quad ) line 

Sub - total 
NORTH EAST-NORTH 
Biswanath Chariali - Agra + / - 800 kV , 3000 MW HVDC Bi-pole $ 

Sub - total 
TOTAL 


T 


| 


130 
1000 
2000 
500 
4200 
7830 


130 
1000 
2000 
500 
4200 
7830 


1000 
260 
260 
2100 
2100 
2200 
4200 


1000 
260 
260 
2100 
2100 
2200 
4200 
4200 
6000 
1600 
23920 


4200 
6000 
1600 
11800 


12120 


260 
1000 
1600 
2860 


260 
1000 
1600 
2860 


I 


MW HVDC Bi-polsub-total 


3000 
3000 
75 ,050 


30080 


3000 
3000 
118050 


43000 


Annex - 7 . 2 


Inter - State Transmission System addition requirement for the period 2017 - 22 


Sl. No . 


Scheme /details 


Voltage (kV ) 


Type 


Type 


Present 


Present 
Status 


ER - 1 


Eastern Region Strengthening Scheme- V 
| 1 . Establishment of400 / 220 kV , 2X500 MVA Rajarhat 


400 / 220kV 


trf 


| UC 
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UC 


D / C 
D / C 


UC 


ER - 2 


2xD / C 


trf 


Reactor 


Reactor 


ER - 3 


UC 


D / C 
D / C 


| UC 
UC 


trf 


ER - 4 


2xD / C 


2xD/ C 


| UC 


ER - 5 


substation 
2 . LILO ofSubhash gram - Jeerat 400kV S / C line at Rajarhat 400kV 
3 . Rajarhat -Purnea 400 kV D / c line ( triple snowbird ) , with 400 
LILO ofone circuit atGokarna and other circuit at Farakka 
Eastern Region System Strengening Scheme - VI 
1 . LILO of Barh - Gorakhpur 400 kV D / c line at Moti hari 400kV 
( 2xD / c ) (quad ) 
2 . 2x200 MVA 400 / 132 kV S / s atMotihari (GIS ) with 400 / 132kV 
space for future extension 
3 . 2x80 MVAR Line reactors ( switchable ) at Motihari end 
(with 600 ohm NGR ) for Barh -Mothi hari section 
4 . 2x50 MVAR Line reactors ( fixed ) at Mothihari end (with 
400 ohm NGR ) forMothihari - Gorakhpur section 
ATS for New Nabi Nagar JV ( B ihar +NTPC ) ( 1980MW ) 
1 . Nabinagar -Gaya 400kV D /C (Quad ) line 

400kV 
| 2 .Nabinagar-Patna 400kV D /C ( Quad ) line 

400kV 
3 . Augumentation ofGaya 765 /400KV 1x1 500 MVA 765 /400kV 
Transformer . 
Dedicated Transmission System for Phase - IGeneration 
Projects in Orissa [Sterlite TPPU 1 & 2 , 3 & 4 ( 2400 MW ), 
Monet Power ( 1050 MW ), GMR ( 1050 MW ), Nav 
Bharat ( 1050 MW ) , Ind Barat(700 MW ), Jindal 
( 1200MW ), Lanco B abandh (4x660 ) , Derang TPP (2x600 
MW ) 
Dedicated Transmission line for Sterlite TPP U 1 & 2 , 
3 & 4 (2400MW ) 
Sterlite TPP - Jhasuguda 765 /400kV Pooling station 2XD /C 400kV 
400kV line 
Dedicated Transmission line for Lanco 
Babandh (4x660MW ) 
Lanco -Angul Pooling point 400 kV 2xD / c line 

| 400kV 
Dedicated Transmission System for Phase - IGeneration 
Projects in Sikkim [ Teesta - III HEP ( 1200MW ), Teesta 
VI (500 MW ) , Rangit-IV ( 120 MW ) , Chujachen 
(99MW ) , B hasmey (51 MW ) , Jorethang Loop ( 96 MW ), 
Rongnichu (96 MW ) ] 
Dedicated Transmission line for Teesta - III 
HEP ( 1200MW ) . 
Teesta - III – Kishanganj 400kV D /c line with Quad Moose 400kV 
conductor 
Dedicated Transmission line for Rongnichu (96 MW ) 
Rongnichu -Rangpo 220 kV D / c line 

220kV 
ATS for Raghunathpur ( 1200 MW ) 
Raghunathpur-Ranchi 400k V quad D /C line 

400kV 
Eastern Region System Strengening Scheme - XII 
1 . Replacement of2X315 MVA , 400 / 220 kV ICTs with 400 / 220kV 
2X500 MVA , 400 / 220 kV ICTs at Patna # 
2 . Replacement of2X315 MVA , 400 /220 kV ICTs with 400 /220kV 
2X500 MVA , 400 / 220 kV ICTs at Pusauli # 
3 . Shifting of 1X315 MVA , 400 /220 kV ICT from any 400 / 220kV 
suitable location (after replacement by 1x500MVA ICT) 
and install it at Jamshedpur 400/ 220 kV Substation as 3rd 
ICT alongwith associated bays . 
4 . Spare 1 unit of765kV , 110 MVAR Single Phase Reactor | 765kV 
to be stationed at Sasaram 
Transmission System assocoiated with Darlipalli TPS 
1 . Darlipalli TPS – Jharsuguda P . S . 765kV D /c line 

765kV 
ATS for Phunatsangchu St- I ( 1200 MW ) 
1 . Punatsangchu I - Lhamoizin gkha (Bhutan Border ) 4 400kV 
KV 2xD / c line 
2 . Lhamoizingkha ( Bhutan Border ) – Alipurduar 400k V 400kV 
D / C with Quad Moose Conductor 
3 . LILO of220 kV Bosochhu - II - Tsirang S / c line at 

220kV 
Punatsangchu - I 
4 . 3x105 MVA ICT at Punatsangchu 

400 
5 . 1x80 MVAR Bus reactor at Punats ang chu 


D / C 


UC 


D / C 


UC 


ER - 6 


D / C 


| UC 


ER - 7 


trf 


UC 


UC 


Replacement | UC 


Reactor 


UC 


ER - 8 


| D / C 


TUC 


ER - 9 


2xD /C 


UC . 


D / C 


UC 


D / C 


| UC 


trf 
Reactor 


UC 
UC 
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ER - 10 


D 


/ C 


UC 


ER - 11 


HVDC 


| D /C 


ER - 12 


UC 


D / c 
D / c 


UC 


D /c 


ER - 13 


UC 


reactor / 
capacitor 
reactor / 
capacitor 
reactor / 
capacitor 
reactor / 
capacitor 
Reactor 


UC 


| UC 


ER - 14 


trf 


| UC 


ATS for Punatsangchu St - II (990 MW ) . 
1 . LILO of Punatsang chu I - Lhamoizingkha (Bhutan 

400kV 
Border ) 400 kV D / c line at Punats angchu - II 
Indian Grid Strengthening for import of Bhutan surplus 
1 . New Alipurdwar & Extension of + 800 kV HVDC + 800kV 
station with 3000 MW inverter module at Agra 
2 . Lhamoizingha /Sunkosh - Alipurduar 400kV D /C ( 1st) | 400kV 
Quad moose line ( Indian portion ) 
Indian Grid Strengthening for import of Bhutan surplus 
Jigmeling (Bhutan ) - Alipurdu ar 400kV D / c (Quad/HTLS) | 400kV 
Alipurduar - Siliguri400k V D /c line with Quad moose 400kV 
conductor 
Kishanganj – Darbhanga 400kV D /c line with Quad moose 400kV 
conductor 
Dynamic Reactive Compenstion in Eastern Region - XI 
1 . At Rourkela . 2x125 MVAR MSR & + / - 300 MVAR 400kV 
STATCOM 
2 . At Ranchi. 2x125 MVAR MSR & + / - 300 MVAR 

400kV 
STATCOM 
3 . At Kishanganj. 2x125 MVAR MSR & + / - 300 MVAR 400kV 
STATCOM 
4 . At Jeypore . 2x125 MVAR MSR , 1x125 MVAR MSC & 400kV 
+ / - 300 MVAR STATCOM 
Additional Reactive Compensation in Eastern Region : 400kV 
Addition ofadditional 1x125MVAr Bus reactors at Banka , 
Bolangir , Baripada, Keonjhar, Durgapur, Chaibasa and 
Lakhisarai (Eastern Region Strengthening Scheme -XIV ) 
765kV strengthening system in Easter Region (Eastem 
Region Strengthening Scheme-XVIII) 
1 . Establishment of765 /400 kV new substations at 765 /400kV 
Medinipur and, Jeerat (New ) . 
2 . Ranchi (New ) – Medinipur 765kV D / c line 

765kV 
3 . Medinipur – Jeerat (New ) 765kV D / c line 

765kV 
4 . LILO ofChandithala – Kharagpur 400K V D / c line at | 400kV 
Medinipur 
5 . Jeerat (New ) – Subhasgram 400KV D / c line ( quad ) 400kV 
6 . Jeerat (New ) – Jeerat 400kV D / c line ( quad ) 

| 400kV 
7 . LILO of Jeerat – Subhas gram 400kV S / c line at 

400kV 
Rajarhat 
Dedicated Transmission System for Phase - II Generation 
Projects in Sikkim [Dikchu (96 MW ), Panan ( 300 MW ) , 
Ting Ting ( 99 MW ), Tashiding(97 MW ) ] 
Dedicated Transmission line for Ting Ting( 99 MW ) 
Tingting - Tashiding PS 220kV D / C line 

220kV 
Immediate Evacuation System (under the scope of 
Generation Developer) 
Tashiding - Legship 220kV D /c line 

220kV 
Reconductoring of Overloaded Lines in Eastern Region 
1 . Maithon RB - Maithon 400K V D / c line 

400kV 
Transmission System for Phase - IIIPPs in Odisha 
OPGC – Jharsuguda 400 kV D / c ( Triple Snow bird ) 

400kV 
Jharsuguda – Raipur Pool 765 kV D / c line 

765kV 
Addition of2x1500MVA , 765/ 40 OK V ICT at Jharsuguda 765 / 400kV 
Split bus arrangement at 400K V and 765k V bus at 
Jharsuguda substations 
Eastern Region Strengthening Scheme - XV 
1 . Farakka – Baharampur 400kV D / C ( Twin HTLS ) line 400kV 
2 . Removal of the existing LILO of Farakka - Jeerat S / c 400kV 
line at Baharampur 
3 . LILO of Farakka - Jeerat 400 kV S / c line at 

400kV 
Sagardighi 
4 . LILO of Sagardighi – Subhasgram 400 kV S / c line at 400kV 
Jeerat 
Eastern Region Strengthening Scheme -XVII (PART- A ) 
2x160MVA , 220 / 132kV ICT at Dalton ganj sub station 

220 / 132kV 
Eastern Region Strengthening Scheme - XVII ( PART - B ) 
1 . Installation of 3rd 400 / 220 kV , 1x315 MVA ICT at 

400 / 220kV 


D / C 
D / C 
D / C 


UC 
UC 
UC 


| UC 


D / C 
D / C 
S / C 


UC 


UC 


ER - 15 


D / C 


Planned 


D / C 


UC 


ER - 16 


D / C 


UC 


ER - 17 


[ D / C 

D / C 


UC 
| UC 
UC 


trf 


UC 


ER - 18 


D / C 
S / C 


UC 
UC 


S /C 


UC 


S / C 


UC 


ER - 19 


trf 


UC 


ER - 20 


trf 


UC 
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UC 


UC 


trf 


UC 


trf 


UC 


ER - 21 


trf 


D / C 


UC 


ER - 22 


O / C 


D / C 


UC 


ER - 23 


2xS / c 
D / c 
D / c 


UC 
UC 
| UC 


ER - 24 


trf 
trf 


trf 


Planned 
Planned 
Planned 
Planned 
Planned 
Planned 


trf 


trf 


Durgapur Substation 
2 . Replacement of400 /220 kV , 2x315MVA ICTs at Malda 400 / 220kV 
Substation with 400 / 220kV , 2x500 MVA ICTS 
3 . Installation of 3rd 400 / 220kV , 1x315MVA ICT at New 400 /220kV 
Siliguri Substation 
4 . Replacement of400 / 220 kV , 2x315MVA ICTs at 

400 / 220kV 
Jeypore Substation with 400 / 220kV , 2x500MVA ICTS 
5 . Replacement of400 /220 kV , 2x315 MVA ICTs at 

400 / 220kV 
Rourkela Substation with 400 / 220 kV , 2x50 OMVA ICTS 
6 . Installation of 400 / 220 kV, 1x500 MVA ICT at Ga 400 /220kV 
Substation 
Eastern Region Strengthening Scheme - XIX 
1. 400 /220kV , 2x500MVA ICT new substation at Dhanbad | 400 /220kV 
( Jharkhand ) 
2 . LILO ofboth circuits ofRanchi – Maithon -RB 400 V 400kV 
D / c line at Dhanbad 
Immediate evacuation for North Karanpura 
( 3x660MW ) generation project of NTPC 
North Karanpura – Gaya 400 kV D /c with quad moose 400kV 
conductor 
North Karanpura – Chandwa (Jharkhand ) Pooling 

400kV 
Station 400 kV D / c with quad moose conductor 
Manhdhechu (720 MW ) 
| 1. Mangdechu HEP-Goling 400kV 2XS/ c line 

400kV 
2 . Goling - Jigmeling 400k V D / c line 

400kV 
| 3 . Jigmeling -Alipurduar 400kV D / c line( Quad ) 

400kV 
Eastern Region Strengthening Scheme - XX 
Installation of4th 400 /220kV , 500MVA ICT at Biharsharif 400 /220kV 
Installation of 3rd 400 / 220 V , 500MVA ICT at Maithon B 400 / 220kV 
Installation of 3rd 400/ 132kV , 315MVA ICT at Banka 400 / 132kV 
Installation of 3rd 400 / 132k V , 315MVA ICT at Lakhisarai 400 / 132kV 
Installation of4th 220 /132kV , 160MVA ICT at Rangpo 220 / 132kV 
Replacement of220 / 132kV, 1x50MVA ICT at Malda with 220 / 132kV 
220 / 132kV , 160MVA ICT 
Installation of420kV , 1x125MVAR bus reactor at 

400kV 
Subhas gram S / s ofPOWERGRID 
Conversion offixed line reactor at Purnea end of 

400kV 
Kishanganj – Purnea 400kV D / c line to switchable line 
reactor 
Reconductoring ofRangpo - Siliguri 400kV D /c Twin 400kV 
Moose line with Twin HTLS conductor 
80MVAR , 765kV , Single Phase Spare Reactor unit at 765kV 
Ranchi (New ) 765 / 400k V sub - station ofPOWERGRID 
Reconductoring ofNew Purnea (400 / 220kV ) – 

220kV 
Purnea ( 220 / 132kV ) 220kV D /c line with Single HTLS 
conductor along with suitable modification in line bay 
equipment at both ends 
Eastern Region Strengthening Scheme - XXI 
Establishment of 2x500MVA 400/ 220K V S / s at Saharsa 400 / 220kV 
Establishment of2x200MVA 220 / 132K V S / s at Saharsa 220 / 132kV 
Installation of420kV 2x125MVAR reactor at Saharsa 

400kV 
Establishment of 2x500MVA 400 / 220kV S / s at 

400 /220kV 
Sitamarhi(new ) 
Establishment of 2x200MVA 220/ 132k V S / s at 

220 / 132kV 
Sitamarhi(new ) 
Installation of420kV 2x125MVAR reactor at Sitamarhi 400kV 
(new ) 
Establishment of3x500MVA 400 / 220K V S / s at Chandauti 400 / 220kV 
Establishment of 3x200MVA 220 / 132k V S / s at Chandauti | 220 / 132kV 
Installation of 420kV 2x125MVAR reactor at Chandauti 400kV 
Installation of 1x315MVA 400 /132kV at Motihari 

400 / 132kV 
Darbhanga – Sitamarhi (New ) 400kV D / c ( Triple 

400kV 
Snowbird ) line 
Sitamarhi (New ) – Motihari 400kV D /c (Triple Snow bird ) 400kV 
line 
LILO ofboth circuits ofNabinagar - II – Gaya 40 OK V D / C 400 V 


trf 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


D / c 


Planned 


Reactor 


Planned 


D / c 


Planned 


ER - 25 


| trf 


trf 
Reactor 


Planned 
Planned 
Planned 
Planned 


trf 


trf 


Planned 


Reactor 


Planned 


trf 


trf 


Reactor 
trf 
D /c 


Planned 
Planned 
Planned 
Planned 
Planned 


D / c 


Planned 


2xD / c 


| Planned 
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2xD / c 
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NER - 1 


UC 


132kV 
132kV 


D / C 
D / C 


UC 


NER - 2 


400kV 


D / C 


| UC 


NER - 3 


| UC 


UC 


132kV 
132kV 
132kV 
132kV 
132kV 
132 / 33kV 


D / C 
D / C 
S / C on D /C 
S / C on D / C 
S / C on D / C 


UC 
UC 
UC 


trf 


132 / 33kV 


t trf 


132 / 33kV 


trf 


UC 


NER - 4 


132kV 


D / C 


400kV 
400kV 


D / C 
reactor 


UC 


NER - 5 


400 /220kV 


Trf 


Planned 


400 / 220kV 
400kV 


Trf 
2xD / C 


Planned 
Planned 


( Quad ) line ofPOWERGRID at Chandauti (New ) 
LILO of Kishanganj – Patna 400k V D /c (Quad ) line of 
POWERGRID at Saharsa (New ) 
ATS for Pare Dikrong HEP ( 110MW ) 
1 . LILO ofRHEP -Nirjouli 132kV S / c line at DikrongHEP 
2 . LILO ofone ckt ofRHEP - Itanagar 132kV D / c line at 
Dikrong HEP 
ATS for Kameng HEP (600MW ) 
1 . Kameng -Balipara 400KV D /c line 
Combined ATS for Pallatana (726 MW ) & Bongaigaon 
TPP (750MW ) 
1 . Melriat (New ) -Melriat (Mizoram ) 132kV D / c line 
2 . Silchar -Hailakandi (AEGCL ) 132k V D /c line 
3 . Passighat-Roing 132k V S / c on D /c line 
4 . Roing- Tezu 132kV S / c on D /c line 
5 . Tezu -Namsai 132 kV S / c on D / c line 
6 . Establishment ofRoing 132 /33kV S /S (single phase 785 
MVA one spare ) 
7 . Establishment of Tezu 132 /33 S / S ( single phase 7x5 
MVA one spare ) 
8 . Establishment ofNamsai 132k V S / S (2x15 MVA ) 
NER System Strengthening - II 
1. Biswanath Chariyali - Itanagar ( Ar. Pradesh ) 132 kV D /C 
line with one circuit LILO at Gohpur (Zebra Conductor) 
2 . Silchar – Misa 400 kV D / c ( quad ) line . 
3 . 80 MVAR Bus Reactor at Misa (PG ) 
Dedicated systems 
1 . 440 /220kV ,2x315 MVA Pooling station at Rangia/ 
Rowta 
2 . 440 /220kV ,2x315 MVA Pooling station at Dinchang 
3 . LILO ofBongaigaon – Bali para 400kV D /C line at 
rangia /Rowta 
4 . Dinchang PP - Rangia/ Rowta 400KV D / C ( quad ) line 
NER System Strengthening - III 
Installation of 2nd 400 /220 kV, 315 MVA ICT at 
Bongaigaon substation 
Replacement of existing 60MVA , 220 /132KV ICT by 
1x160 MVA 220 / 132 kV ICT at Kopili HEP 
Replacement ofexisting 2x50MVA , 220 /132kV ICTs by 
2x160MVA , 220 / 132KV ICTs at Balipara sub - station 
NER System Strengthening -IV 
1. Addition of2x500 MVA , 400 /200 kVICT with GIS 
bays in the space vacated after removal of4x105 MVA , 
400 / 220 kV ICT at Misa sub -station ofPOWERGRID 
2 . 1x125 MVAR , 420kV bus reactor at Balipara 
(POWERGRID ) sub - station 
3 . 1x125 MVAR , 420kV bus reactor at Bongaigaon 
(POWERGRID ) sub - station 
4 . 2x315 MVA (7x105MVA single phase units ), 
400 / 132 kV ICTs at Imphal 
NER System Strengthening - V 
1 . Establishment of2x315 MVA 400 / 132 kV S / s at 
Surajmaninagar 
2 . Establishment of2x315 MVA 400 /132 kV S / s at 
P .K .Bari 
3 . AGTPP – P .K .Bari 132kV D /c line with high capacity 
HTLS conductor 
NER System Strengthening- VI 
1. Establishment of2x500 MVA 400 /220 kV S / S at New 
Kohima along with 4 no . 400 kV line bays, 2x125 MVAr 
bus reactor 
2 . Imphal – New Kohima 400 kV D / C line 
3 . New Kohima – New Mariani400kV D / c line 
4 . 1x125 MVAR bus reactor ( 2nd ) at Imphal ( PG ) 
5 . Up - gradation of New Mariani substation to 400 /220 
kV with 2x500MVA transformer 


400kV 


DIC 


Planned 


NER - 6 


400 / 220kV 


T trf 


220 / 132kV 


trf 


220 / 132 kV 


NER - 7 


400 / 220kV 


trf 


400kV 


Reactor 


400kV 


Reactor 


400 / 132kV 


trf 
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400 / 132kV 


trf 
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S /c 


UC 


trf 


UC 


Reactor 


UC 


NER - 11 


trf 


Planned 


Planned 


NER - 12 


D / C 


Planned 


D / c 


Planned 


D / c 


Planned 


Planned 


NER System Strengthening - VII 
1 . Reconductoring of Imphal (POWERGRID ) - 

132kV 
Yurembam ( State ) 132 kV S / c line 
2 . Installation of 400 / 132kV , 1x315MVA ICT ( 3rd ) at 400 / 132kV 
Silchar S / s along with associated bays in GIS 
3 . 220kV , 1x31. 5MVAr bus reactor at Mokuk chung 220kV 
( POWERGRID ) S / s 
NER System Strengthening - VIII 
Replacement ofexisting 4x33 .33MVA , 220 /132kV Single | 220 / 132kV 
phase unit transformers by 2x160 MVA , 220 /132kV 3 
phase unit atDimapur 
Upgradation of Jiribam , Aizawl, Kumarghat and Haflong 132kV 
substations of POWERGRID from AIS to GIS 
NER System Strengthening - IX 
Pare HEP – North Lakhimpur (AEGCL ) 132kV D /c line 132kV 
(with ACSR Zebra conductor ) 
LILO ofone circuit of Pare HEP - North Lakhimpur 

132kV 
(AEGCL ) 132kV D / c line 
Reconductoring ofLILO portion at Pare end ( of Ranganadi | 132kV 
– Naharlagun /Nirjuli 132kV S / c line ) with HTLS (HTLS 
equivalentto ACSR Zebra) along with modification of 
132kV bay equipments at Pare HEP 
To bypass LILO of Ranganadi - Naharlagun / Nirjuli at 132kV 
Pare HEP so as to form direct Ranganadi - Naharlagun / 
Nirjuli 132 kV S / C line 
Creation of 400 / 220KV S / Stn . in NCT of Delhi during 
12th Plan Period ( Part - A ) 
LILO ofboth ckt of Bawana - Mandola 400KV D / C line at 400kV 
Maharanibagh (Multi Ckt tower with twin / 

HTLS Cond.) 
LILO ofone ckt of Bamnauli - Jattikalan 400KV D /C line 400kV 
at Dwarka - I (with twin /HTLS Cond .) 
By Passing arrangement ofexisting LILO of one circuit of 400kV 
Ballabhgarh ( PG ) - Dadri 400 kV line at Maharanibagh 
( existing ) (to be used under emergency ) 
Establishment of4x500MVA , 400 / 220kV GIS at Dwarka - I 400kV 
1 x 125 MVAR Bus Reactor at Dwarka - I S / s 

400kV 
4 nos . of 400 kV line bays atMaharanigarh for termination 400KV 
of LILO ofboth ckts of400 kV Mandola - Bawana D / C 
line . 
Creation of 400 / 220KV S / Stn . in NCT of Delhi during 
12th Plan Period (Part- B ) 
LILO of both ckt of Bamnauli - Samaypur 400KV D / C line 400kV 
at Tughlakabad (with twin HTLS Cond .) 
Establishment of4x500MVA , 400 / 220kV GIS at 

400kV 
Tughlakabad 
1 x 125 MVAR Bus Reactor at at 400 / 220 kV Tughlak abad 400kV 
Transmission System Associated with RAPP7 & 8 - 
Part - B . 
400KV D / C Kota - Jaipur (South ) line ( part ofRAPP - Jaipur 400kV 
(S ) 400KV D /C line with one cktLILO at Kota ). 


NR - 1 


D / c 


D / c 


S / c 


trf 


Reactor 


UC 
UC 
UC 


trf 


NR - 2 


D / c 


UC 


UC 


NR - 3 


D / c 


UC 


NR - 4 


400kV 
400kV 


D / C 
S / C 


| UC 
UC 


NR - 5 


220kV 
220kV 


D / C 
| D / C 


UC 
| UC 


NR - 6 


NR System Strengthening Scheme -XXIV 
1 . Dehradun - Abdullapur 400 kV D / c (Quad ) 
2 . Dulhasti – Kishenpur 400 kV D /c (Quad ) - Single 
Circuit Strung 
ATS for Kishen Ganga (330MW ) 
1 . Kishen ganga – Wagoora 220kV D / c line 
2 . Kishenganga - Amargarh 220kV D /c line 
Transmission System Associated with RAPP 7 & 8 - 
Part - A . 
400KV D / C RAPP - Kota line 
SVCs in Northern Region 
1 . New Wanpoh S /s - ( + ) 300 MVARI (- ) 200 MVAR 
ATS for Tehri- II ( 1000MW ) 
1. Tehri PSP - koteshwar Pooling Point (quad) 400kV S /c 

line 
12. Charging Tehri Pooling Point - Meerut line at 765kV 


| 400kV 


D / C 


UC 


NR - 7 


400kV 


SVC 


UC 


NR - 8 


400kV 


S / C 


UC 


| 765kV 


S 


C 


/ 


U 
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trf 


UC 


trf 


NR - 9 


STATCOM 


STATCOM 


NR - 10 


2xD / C 


trf 


D / C 


NR - 11 


2XD / C 


Series 
Capacitor 


NR - 12 


D / C 


NR - 13 


trf 


trf 


UC 


2xS / c line 
3 . Establishment of 765 /400 kV , 4x800 MVA S / S at Tehri 765 / 400kV 
Pool (Due to Space constraints , Tehri Pooling sth . would be 
GIS ) 
4 . 765 / 400 kV , 1x1500 MVA sub stations atMeerut 

765 / 400kV 
5 . Modification ofSeries Capacitors for operation at 765 765kV 
kV level at meerut 
Dynamic Compensation (STATCOM ) at Lucknow and 
Nalagarh 
1 . At Lucknow . 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR MSC 400kV 
& + / - 300 MVAR STATCOM 
2 . AtNalagarh 2x125 MVAR MSR , 2X125 MVAR MSC 400kV 
& + / - 200 MVAR STATCOM 
NR System Strengthening Scheme -XXIX 
1 . LILO of both circuits of Uri - Wagoora 400 kV D / c 400kV 
line at Amargarh (on multi - circuit to wers ) 
2 . Establishment of7x105 MVA ( 1 ph units.), with 400 / 220kV 
400 / 220 kV GIS substation at Amargarh 
3 . Samba -Amargarh 400 kV D / c line 

400kV 
NR System Strengthening Scheme-XXXI ( Part - A ) 
1 . Establishment ofa 7X105MVA , 400 /220 kV GIS 

400 /220kV 
substation at Kala Amb 
2 . LILO ofboth circuits of Karcham Wangtoo – 

400kV 
Abdullapur 400 kV D / c at Kala Amb 
3 . 40 % Series Compensation on 400kV Karcham Wangtoo 400kV 
- Kala Amb quad D / c line at Kala Amb end 
NR System Strengthening Scheme- XXXI ( Part - A ) 

400kV 
Malerkotla - Amritsar 400kV D / c line 

400kV 
NR System Strengthening Scheme- XXXII 
Provision of 7x105 MVA , 400/ 220 kV ICT at Parbati 400 / 220kV 
Pooling station along with associated bays and two nos. of 
220 kV line bays. 
Augmentation of400 /220kV, transformation capacity by | 400 /220kV 
500MVA ICT( 4th ) at Sector -72 Gurgaon ( PG ) Substation 
Aug. at 400 / 220KV Ballabhgarh S / stn . (replacing existing | 400 / 220kV 
4x315 MVA with 4x500MVA ICT s ) 
NR System Strengthening Scheme- XXXIV 
1 . LILO of Agra – Bharatpur 220kV S / c line at Agra | 220kV 
( PG ) along with 2 nos of 220kV line bays at Agra (PG ) for 
termination ofthese lines. 
2 . 1x315 MVA , 400 / 220 kV transformer at 400kV 

400 / 220kV 
substation Kaith al alongwith associated bay 400kV and 
220kV bay for termination ofICT (spared ICT available 
after replacement of ICTs at Ballabhgarh /Mandaula S /s 
shall be installed ) 
3 . 2 nos., 220kV line bays at Kaithal S /s 

| 220kV 
4 . 2 nos . 220 kV linebays at 400 /220 kV Bhinmal S / s 220kV 
(POWERGRID ) 
NR System Strengthening Scheme- XXXV 
Mohindergarh – Bhiwani 400 kV D / c line 

| 400kV 
NRSS - XXXVI along with LILO of Neemrana -Sikar 400 
kV D / c line at Babai ( RVPNL ) 
1. Koteshwar Pooling Station - Rishikesh 400 kV 

400kV 
D / C (HTLS) line 
2 . 2 Nos . ofbays at 400K V Rishikesh S / s 

400kV 
3 . LILO ofone Ckt. of 400 kV D / c Sikar ( PG ) - Neemrana 400kV 
(PG ) line at Babai (RRVPNL ) 
4 . Babai (RRVPNL ) - Bhiwani (PG ) 400kV D / C line 400kV 
5 . 2 Nos. ofbays at 400 kV Babai (RRVP NL ) substation 400kV 
for LILO ofone Ckt. of400 kVD / c Sikar ( PG ) - Neemrana 
( PG ) line at Babai (RRVPNL ) 
6 . 2 Nos . of bays at 400 kV Babai (RRVPNL ) substation 400kV 
for Babai ( RRVPNL ) - Bhiwani (PG ) 400 kV D /C line 
Creation of new 400kV GIS Substations in Gurgaon and 
Palwal area as a part of ISTS 
1 . Aligarh -Prith la 400kV D / c HTLS line 

400kV 
2 . Prithala - Kadarpur 400 kV D / HTL S line 

400kV 


trf 


NR - 14 


D / C 


| UC 


trf 
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bays 


UC 
| UC 
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UC 


D / C 
D /C 


D /C 


UC 


Trf 


UC 


Trf 


UC 


Trf 


UC 


Bays 


UC 


Bays 


3 . Kadarpur -Sohna Road 400 kV D / c HTLS line 

400kV 
4 . LILO ofGurgaon -Manesar 400 kV D /c (Quad ) line at 400kV 
Sohna Road S / s 
5 . Neemrana (PG ) - Dhanonda (HVPNL ) 400 kV D / c 

400kV 
(HTLS ) line * * 
6 . Creation of400 /220kV, 2X500 MVA GIS substation at 400 / 220kV 
Kadarpurin Gurgaon area 
7 . Creation of400 / 220 kV , 2X500 MVA GIS substation at 400 / 220kV 
Sohna Road in Gurgaon area 
8 . Creation of400 / 220 kV , 2X500 MVA GIS substation at 400 / 220kV 
Prithala in Palwal area 
9 . 2 Nos. of400 kV line bays at 400kV Dhanon da 

400kV 
(HVPNL ) substation 
10 . 8 Nos . of220 kV line bays at Kadarpur, Sohna Road & 

hna Road & | 220kV 
Prithala S / s. 
NRSS - XXXVIII 
1 . Creation of400kV level at Aligarh (PG ) by adding 765 /400kV 
2x1500MVA 765 /400KV ICT alongwith associated bays 
Green Energy Corridor Part A 
Rajasthan (Northern Region ) 
• Ajmer (New ) - Ajmer (RVPN ) 400kV D / C ( Quad ) 

400kV 
• Chittorgarh (New )- Chittorgarh (RVPN ) 400kV D / c 400kV 
( Quad ) 
• 2x1500 MVA , 765 / 400kV S / s at Chittorgarh 

765 / 400kV 
• 2x1500 MVA , 765 / 400kV S / s at Ajmer (New ) 

765 / 400kV 
Green Energy Corridor Part D 
Northern Region (Rajasthan ): 
Ajmer (New ) - Bikaner (New ) 765 kV D /c 

765kV 


NR - 18 


Trf 


UC 
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| D / c 

D / c 


| UC 
UC 


Trf 
Trf 


UC 
| UC 
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Reactor 
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Reactor 


| UC 


Reactor 


UC 
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Trf 


UC 


UC 


D / c 


NR - 23 


2x1500 MVA , 765 / 400 kV sub - station at Bikaner (New ) 765 /400kV 
Associated reactive compensation (Bus reactors & line 765kV 
reactors ) 
Series reactors 
Series bus reactors : 400 kV Mandau la substation ; 400 V 400kV 
Ballab garh substation (one no .) 
Series Line reactors: - Dadri-Mandaula 400kV Ckt- I & II – | 400kV 
2 Nos (one no .) 
Establishment of 220 /66kV , 2x160MVA GIS S / s atUT 
Chandigarh along with 220kV D / c line from 
Chandigarh to 400/ 220kV Panchkula ( PG ) substation 
Creation of2x160MVA , 220 /66 kV GIS S /s at UT 

220 /66kV 
Chandigarh 
220kV D / c line from UT, Chandigarh to 400 /220kV 

220kV 
Panchkula ( PG ) substation - 56 km 
Augmentation of Transformation Capacity at Mainpuri 
& Sikar 
a ) Augmentation of Transformation Capacity at 

400 / 220kV 
Mainpuri ( PG ) 400 /220kV substation by 1x500 MVA 
capacity along with associated bays. 
b ) Augmentation of Transformation Capacity at 

400 / 220kV 
Sikar (PG )400 /220kV substation by 1x500 MVA capacity 
along with associated bays and 2 nos. of220 kV line bays 
as per requirement intimated by RRVPNL 
NRSS XXXVII 
Creation of 400 / 220kV, 7x105MVA GIS at Jaulji vi under 400 /220kV 
ISTS 
LILO ofboth ckt. of 400k V Dhauliganga - Bareilly (PG ) 400kV 
(presently charged at 220kV ) at 400 /220kV Jauljivi S /s 
Charging of Jauljivi - Bareilly D / c line at 400K V level 

400kV 
Diversion ofDhauliganga - Bareilly 400KV D /c line ( 

400kV 
operated at 220k V ) at Bareilly end from CB Ganj to 400K V 
Bareilly (PG ) S / s 
125 MVAr Bus Reactor at 400kV Jauljivi 400 /220kV S / S 400kV 
Disconnection of220kV LILO arrangement of 

220kV 


Trf 
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Reactor 
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Planned 
Planned 


D / C 


Planned 


line bay 
s / s 


Planned 
Planned 


Dhauliganga -Bareilly at Pithoragarh and connecting it to 
Jauljivi 400 / 220kV S /s 
Shifting of 25 MVAr line reactor already available in 

220kV 
220kV Dhauliganga -Bareilly line at Dhauli ganga end, to 
Jauljibi S / s as a bus reactor 
Bays associated with NRSS - XXXVI 
2 nos of400kV GIS bays at Koteshwar Pooling Station 400kV 
One no . of 220kV bay at Roorkee (PG ) 400 /220kV 

220kV 
Substation 
Two no. of 400kV line bays at Bhiwani( PG ) 400 /220kV | 400kV 
Substation for Babai – Bhiwani D / C line 
Ultra Mega Solar Parks in B hadla , Distt . Rajasthan 
Bhadla (PG ) - Bikaner ( PG ) 765kV D / C line 

765kV 
Bhadla (PG ) - Bhadla (RVPN ) 400KV D / C ( Quad ) line 400kV 
Establishment ofPooling Station at Bhadla (PG ) 

765 /400kV 
(765 /400K V : 3x1 500MVA 400 / 220K V : 3x500MVA ,) 
Establishment ofPooling Station at Bhadla ( PG ) 

400 / 220kV 
(765 / 400k V : 3x1 50 OMVA 400 / 220k V : 3x500MVA ,) 
1x240 MVAr switchable line reactor at each end ( each ckt) 765kV 
of 765kV Bhadla ( PG ) - Bikaner (PG ) D / C line 
1x240 MVAr (765kV ) & 1x125 MVAr (400KV ) Bus 

765kV 400kV 
reactors at Bhadla Pooling Station 
Transmission System for Ultra Mega Solar Park , 
Fatehgarh , distt. Jaisalmer Rajasthan 
lishment of400k V Pooling Station at Fatehgarh 400kV 

400kV 
ii.Provision of 220kV level at 400KV Pooling Station at 220 kV 
Fatehgarh 
iii. Fatehagarh Pooling station -Bhadla (PG ) 765 kV D /C line 400kV 
( to be operated at 400 kV) . 
iv . 2 Nos. of400kV line bays at Fateh garh Pooling station . 400kV 
V . 1x500 MVA , 400 / 220kV transformer along with 

400kV 
associated transformer bays and Bus Coupler and Transfer 
Bus bay to be provided at 220kV level 
vi. 1x125 MVAR Bus reactor at400K V Fatehgarh Pooling | 400kV 
station along with associated bay . 
vii. Space for future 220 kV ( 12 Nos . ) line bays . 

400kV 
viii. Space for future 400kV (8 Nos.) line bays along with 
line reactors at Fatehgarh Pooling station . 
ix. Space for future 220 / 400kV transformers (04 Nos.) 400kV 
along with associated transformer bays at each level . 
x . Space for future 400kV bus reactor ( 2 Nos.) along with 400kV 
associated bays . 
Augmentation of Transformation Capacity at Raebareli 220kV 
& Sitarganj 220 / 132kV substations 
Two nos . of 100 MVA , 220 / 132 kVICTs at Raebareli S / s 220kV 
to be replaced by two nos. of 200 MVA ICTs 220 / 132 kV 
ICTs . 
One out ofthe two replaced 100 MVA , 220 / 132 kVICTs at 220kV 
Raebareli S / s may be installed at Sitarganj S /s and the 
other may be used as regional spare . 
315MVA , 400 / 220kVICT at Fatehabad ( PG ) substation 
315MVA , 400 / 220kV ICT at Fatehabad (PG ) subs tation 400 / 220kV 
Augmentation of Tansformation Capacity in NR 
500MVA , 400 /220KV ICT at Gurgaon substation 

400 / 220kV 
3x105MVA , 400 / 220KV ICT at Hamirpur substation 

400 / 220kV 
NRSS XXX 
Singrauli - Allhabad 400K V S / c 

400kV 
Allahabad - Kanpur 400kV D / c 

| 400kV 
Bus Reactors in NR - Phase II 
125 MVAR BR at Manesar, Kanpur , Jaipur (S ), and Bassi | 400kV 
1x500MVAR TCR at Kurukshetra 

400kV 
Composite transmission scheme for Solar Energy Zone 
in Rajasthan (10, 000 MW ) ( Phase - 1 ) 
Jaisalmer 5GW (Ramgarh 2 .5GW , Fatehgarh 2 . 5GW ) , 
Jodhpur ( 2GW ) & Bikaner ( 3GW ) 
Establishment of400 / 220kV 5x500 MVA pooling station 
(RE PP1) at suitable location in Jaisalmer Distt (near 
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line bay 
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Planned 


Planned 


Planned 


trf 
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trf 


Planned 


trf 


Planned 


D / c 
D / c 
D / c 


Planned 
Planned 
Planned 


DIC 


Planned 


Planned 


D / c 


Planned 


D / c 


Planned 


D / c 
D / c 


Planned 
Planned 


Ramgarh /Kuchheri ) 
Establishment of765 / 400 / 220kV 4x1500 MVA , 5X500 765kV 
MVA pooling station (RE PP2 ) at suitable location in 
Jaisalmer Distt (near Fateh garh ) 
Establishment of765/ 400 / 220kV 4x1500 MVA , 5X500 400kV 
MVA pooling station (RE PP2 ) at suitable location in 
Jaisalmer Distt (near Fatehgarh ) 
Establishment of 765 /400/ 220kV 2x1500 MVA , 4x500 765kV 
MVA pooling station (RE PP3 ) at suitable location in 
Jodhpur Distt (between Phalodi & Osian ) 
Establishment of765/ 400/ 220kV 2x1500 MVA , 4x500 400kV 
MVA pooling station (RE PP3 ) at suitable location in 
Jodhpur Distt (between Phalodi & Osian ) 
Establishment of400 /220kV ,6x500 MVA pooling station 400kV 
(RE PP4 ) at suitable location in Bikaner Distt (between 
Pugal & Kolay at ) 
Establishment of765/ 400K V , 2x1500 MVA substation at 

| 765kV 
suitable location near Sikar (new ) 
Sikar (New ) , Jhatikara 765 kV D / c Line 

765kV 
Sikar (New ) , Sikar (PG ) 400 kV D / c Line 

400KV 
RE PP1 (near Ramgarh ) - RE PP2 (near Fatehgarh ) 400 kV 400kV 
D / c Line ( Twin HTLS on M / c tower ) 
LILO ofboth ckts of 765 kV Fatehgarh ( TBCB ) – Bhadla 765kV 
(PG ) D /c line at RE PP2 (near Fatehgarh ) (Charged at 
400kV ) 
Charging of Fatehgarh PP2 to Bhadla section at 765kV 
level 
RE PP1 (near Ramgarh ) - Jaisalmer - 2 (RVPN ) 400 kV 

2. (RVPN ) 400 kV | 400kV 
D / c Line ( Twin HTLS) 
RE PP2 (near Fatehgarh ) – RE PP3 (near Osian ) 765 kV 765kV 
D / c Line 
RE PP3 (near Osian ) – Ajmer ( PG ) 765 kV D /c Line 765kV 
RE PP3 (near Osian ) – Jodhpur (new ) [RVPN ] 400 kV D /c | 400kV 
Line ( Twin HTLS ) 
Ajmer – Bhiwani 765kV D /c line 

765kV 
RE PP4 (near Bikaner ) - Sikar (New ) 400kV 2xD / c Line 400kV 
( Twin HTLS on M / c tower ) 
LILO ofone ckt of 400kV Bikaner (RVPN ) - Sikar (PG ) 400kV 
D / c line at RE PP4 (near Bikaner ) 
220kV line bays for interconnection ofsolar projects ( 35 
nos) 
Augmentation of765 /400KV & 400 /220kV 
Transformation capacity at various substations 
Associated Reactive compensation 
Composite transmission scheme for Solar Energy Zone 
in Rajasthan ( 10 ,000 MW ) (Phase - 2 ) 
Jaisalmer ( 3 GW i.e . Ramgarh 1 .5 GW , Fatehgarh - 1.5 
GW ), Jodhpur ( 1GW ), Barmer (5GW ) & Bikaner ( 1 GW ) 
complex 
Augmentation oftransformation capacity at400 / 220 V 400kV 
3x500 MVA pooling station (RE PP1) at suitable location 
in Jaisalmer Distt (near Ramgarh ) 
Augmentation oftransformation capacity 400 / 220kV , 400kV 
3x500 MVA pooling station (RE PP2) at suitable location 
in Jaisalmer Distt (near Fateh garh ) 
Augmentation oftransformation capacity 400/ 220kV, 400kV 
2x500 MVA pooling station (RE PP3) at suitable location 
in Jodhpur Distt (between Phalodi & Osian ) 
Augmentation oftransformation capacity 400 / 220kV, 400kV 
2x500 MVA pooling station (RE PP4 ) at suitable location 
in Bikaner Distt (between Pugal & Kolayat ) 
Establishment of 765 / 400 / 220kV 4x1500 MVA , 10x500 765kV 
MVA pooling station (RE PP5 ) at suitable location in 
Barmer Distt 
Establishment of765 / 400 / 220kV 4x1500 MVA , 10x500 400kV 
MVA pooling station (RE PP5 ) at suitable location in 
Barmer Distt 
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Planned 


D / C 


Planned 


D /c 


Planned 


D / c 


Planned 


D / C 


Planned 


D /c 


Planned 


Establishment of 400/ 220kV , 2x500 MVA pooling station 400kV 
at suitable location near Bhinmal (new ) 
RE PP1 (near Ramgarh ) – RE PP2 (near Fatehgarh ) 400 kV 400kV 
D / c Line (2nd Twin HTLS on M / c tower) 
RE PP5 (suitable location Barmer Distt ) - RE PP3 (near 765kV 
Osian ) 765kV D /c line 
RE PP5 ( suitable location Barmer Distt ) - Barmer (RVPN ) | 400kV 
400 kV D / c Line 
RE PP5 ( suitable location Barmer Distt ) - Bhinmal (new ) 400kV 
400kV D / c line ( Twin HTLS) 
Bhinmal (new ) - Chittorgarh ( PG ) 400kV D /c line ( Twin 400kV 
HTLS) 
Bhinmal (new ) – Bhinmal 400KV D / c line 

400kV 
Bhadla – Bikaner 765kV D / c ( 2nd ) line 

765kV 
RE PP3 (near Osian / Phalodi) – Sikar (New ) 765 kV D / c 765kV 
Line 
Sikar (New ) , Meerut 765 KV D / c Line 

765kV 
220kV line bays for interconnection of solar projects ( 35 
nos) 
Augmentation of400 /220kV Transformation capacity at 
various substations 
Associated Reactive compensation 
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D / c 
D /c 


Planned 
Planned 
Planned 


D / C 


Planned 
Planned 
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SR - 1 


UC 
UC 


400 / 220kV 


trf 


400kV 


D / C 


UC 


System Strengthening in SR -XII 
1 . Establishment ofnew 400 /220 kV substation at 
Yelahanka with 2x500 MVA transformers and 1x63 
MVAR bus reactor 
2 . LILO of Nelamangla -Hoody 400k V S / c line at 
Yelahanka 400kV S / S 
System Strengthening in SR - XIII 
1 . Madhugiri – Yelahanka 40 OK V D / C Quad line 
System Strengthening in SR - XIV 
1 . Salem (New ) - Somanahalli 400kV Quad D / C line. 


SR - 2 


400kV 


D / C 


UC 
UC 
UC 
UC 


SR - 3 


400kV 


D / C 


SR - 4 


UC 


Dedicated Transmission System for East Coast Energy 
Pvt. Ltd . project( 1320 MW ) Srikakulam areal 
1 . Generation would be stepped up at 400k V . 


400kV 


UC 


2 . 


Bus reactor of 1x125MVAR 


400kV 


Reactor 


UC 


400kV 


D / C 


UC 


3 . East Coast Energy generation switch yard – 
Srikakulam Pooling Station 40 OK V D / C Quad line 
alongwith associated bays 


SR . 5 . 


UC 


UC 


UC 


SR - 6 


UC 


UC 


ATS for LTOA Projects in Srikakulam area [East Coast 
Energy Pvt. Ltd . project(1320 MW ) ] 
1 . Establishment of 765 /400KV Pooling Station in 

765 /400kV 

T / E 
Srikakulam area with 2x1500 MVA 765 / 400k V transformer 
capacity 
2 . Angul – Jharsuguda 765 kV D /C line 

765kV 

D / C 
3 . Associated 400kV and 765kV bays at Srikakulam 765 / 400kV 

bay 
Pooling station , Angul,Jharsuguda and Dharamjaigarh 
765 / 400KV S /Ss . 
ATS for Tuticorin LTA Power Projects in Tuticorin 
Area 
1 . Salem Pooling Station – Madhugiri Pooling Station 765kV -op -400KV S / C 
765 kV S / C line (initially charged at 400 kV ) 
2 . Associated 400 kV bays at Tuticorin Pooling station , 

400kV 
Salem Pooling Station , Salem and Madhugiri . 
ATS for ISGS Projects in Nagapattinam and Cuddalore 
Area of Tamilnadu 
1 . 2 nos . 400kV bays each at Nagapattinam Pooling | 765kV - op - 400KV | bay 
Station and Salem for terminating Nagapattinam Pooling 
Station - Salem 765kV D /C line ( initially charged at 
400kV)being implemented under Tariffbased bidding 
2 . 1 no . 400kV bay each at Salem and Madhugiri for | 765kV -op -400kV bay 
terminating Salem - Madhugiri 765 kV S / C line - 2 ( initially 
charged at 400kV ) being implemented under Tariffbased 
bidding 
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Reactor / 
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SR - 10 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


UC 


3 . Salem - Madhu giri 765kV S / c line 

765kV -op -400kV 
System Strengthening in SR - XX 
1 . Augmentation of 1x500 MVA 400 /220kV Transformer 400 / 220kV 
with associated 400kV & 220kV bays at each substations of 
( 1 ) Warangal, ( 2 ) Khammam , ( 3 ) Gooty , ( 4 ) Cuddapah , (5 ) 
Malekuttaiayur, (6 ) Soman ahalli, and ( 7 ) Trichy . 
2 .Replacement of2x315 MVA 400 / 220K V transformers at | 400 /220kV 
Narendra with 2x500 MVA transformers and utilize the 
replaced 2x315 MVA transformers as regional spare , 
location to keep the spare shall be decided later . 
3 . Conversion of50 MVAR linereactors at Madakathara 400kV 
end on both circuits of Ellapally ( Palakkad ) - Madakathara 
(North Trissur ) 400K V D / c line into switchable reactors by 
providing necessary switching arrangement. 
4 . 2x125 MVAR Bus Reactor at Vijayawada 400kV 

400kV 
substation . 
System Strengthening in SR - XXI (Dynamic Recative 
Compensation in Southern Region ) 
1 . At Hyderabad . 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR MSC 400kV 
& + / - 200 MVAR STATCOM 
2 . At Udumulpeta . 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR 400kV 
MSC & + / - 200 MVAR STATCOM 
3 . At Trichy . 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR MSC & 400kV 
+ / - 200 MVAR STATCOM 
System Strengthening in SR - XXIII 
1 . Installation of 1x125 MVAR 400KV bus reactor at 

400kV 
Gooty , Hassan , Khammam , Trivendrum , Nellore ( existing), 
Narendra (New ) and Nagarjunasagar 400 /220 kV 
substation . 
2 . Installation of 2x63 MVAR bus reactors at Yelahanka 400kV 
substation . 
3 . Replacement of63 MVAR bus reactorwith 125 MVAR 400kV 
bus reactor at Narendra 400 /220 kV sub station . 
4 . Provision of 1x80 MVAR switch ableline reactors at 400kV 
Nellore pooling station on each cktofNellore pooling 
station - Gooty 400kV Qaud d /c line . 
5 . Provision of400 / 220 kV , 1x500 MVA ICT at Madurai 400 / 220kV 
400 / 200 kV substation 
6 . Procurement of1 Nos. 500 MVA , 765/ 400 kV spare 765 / 400kV 
ICT. 
Wardha - Hyderabad 765 kV Link 
1 . Hyderabad (Maheshwaram ) - Nizamabad 765k V D / c 765kV 
line 
2 . Establishment ofNizamabad 765 /400 kV GIS 

765kV 
Pooling Station with 1x1 500 MVA transformers 
3 . 2 nos . 765kV bays each at Maheshwaram and Wardha | 765kV 
for terminating Wardha - Hyderabad (Maheshw aram ) 
765kV D / c line with anchoring at Nizamabad 
4 . 1 no . 240 MVAR switchable line reactor at 

765kV 
Maheshwaram and Wardha for both circuits ofWardha - 
Hyderabad (Maheshwaram ) 765k V D / c line with anchoring 
at Nizamabad 
5 . 4 nos. 765kV bays at Nizamabad for anchoring of 765kV 
Wardha - Hyderabad (Maheshwaram ) 765kV D / c line 
6 . 1 no . 240 MVAR switchable line reactor at 

765kV 
Nizamabad for both circuits ofWardha - Nizamabad 
765kV D / c line and Nizamabad - Hyderabad 
(Maheshwaram ) 765kV D / c line 
Sub -station Works associated with Hyderabad 
(Maheshwaram ) Pooling Station 
1 . Establishment ofMaheshwaram (PG ) 765 /400 kV 765 / 400kV 
GIS substation with 2x1 500 MVA transformers 
2 . LILO ofHyderabad – Kurnool400 kV s/c line at 400kV 
Maheshwaram (PG ) substation . 
3 . 2 nos. 240 MVAR , 765 kV Bus Reactors at 

765kV 
Maheshwaram Pooling Station 
Transmission System for evacuation of power from 
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2x500 MW Neyveli Lignite Corp . Ltd . TS - I 
(Replacement ) (NNTPS ) in Neyveli 


SR - 13 - A 


UC 
UC 


400 / 220kV 


trf 


Transmission System for Connectivity 
1 . 7x167 MVA (single phase ), 400 /220 kV transformers at 
generation switchyard (by NLC ) 
2 . 1x80 MVAR Bus Reactor at generation switchyard (by 
NLC ) 
3. LILO ofexisting Neyveli TS -II – Pondy cherry 400 kV 
SC at NNTPS 


400kV 


Reactor 


UC 


400kV 


S / C 


UC 


SR - 13 - B 


UC 
UC 


D /C 


Transmission System for LTA (as an ISTS ) 
1 . NNTPS switchyard – Villupuram (Ginjee ) 400kV D / C 400kV 
line 
2 . 2 nos. ofline bays at Ariyalur ( Villupuram ) substation | 400kV 
for terminating NNTPS switchyard – Ariyalur (Villupuram ) 
400kV D / c line 


bays 
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D / C 
Reactor 
D / C 
Reactor 
D / C 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


Additional inter - regional AC link for import into SR i.e. 
Warora – Warangal and Chilakaluripeta - Hyderabad - 
Kurnool 765kV link ” 
1 . Establishment of 765/ 400kV substation at Warangal 765 /400kV 
(New ) with 2x1 500 MVA transformer 
2 . 2x240 MVAR bus reactors at Warangal (New ) 765 /400 | 765kV 
KVSS 
3 . Warora Pool -Warangal (New ) 765kV DC line 

765kV 
4 . 240 MVAR switchable line reactor atboth ends. 

765kV 
5 . Warangal (New ) - Hyderabad 765 kV DC line 

765kV 
6 . 240 MVAR switchable line reactor at Warangal end 765kV 
7. Warangal (New ) – Warangal (existing ) 400 kV ( quad ) 400kV 
DC line . 
8 . Hyderabad , Kurnool 765 kV D / c line 

765kV 
9 . 240 MVAR switchable line reactor at Kurnool end 765kV 
10 . Warangal (New ) - Chilakaluripeta 765kV DC line 765kV 
11 . 240 MVAR switchable line reactor at both ends . 

765kV 
Strengthening of transmission system beyond Vemagiri 
1 . Vemagiri - II – Chilakaluripeta 765kV DC line 

765kV 
2 . 240 MVAR switch ab le line reactor at both ends. 

765kV 
3 . Chilakaluripeta – Cuddapah 765kV DC line 

765kV 
4 . 240 MVAR switch ab le line reactor at both ends. 

765kV 
5 . Chilakaluripeta – Narsaraopeta 400kV (quad ) DC line 400kV 
6 . Cuddapah - Madhu giri 400k V ( quad ) DC line 

400kV 
7 . 80 MVAR switchableline reactor at both ends . 

400kV 
8 . Srikaukulam Pooling Station - Garividi 400 kV (Quad ) 400kV 
D / c line 
9 . 80MVAR switchable line reactor at Gari vidi end . 

400kV 
10 . Establishment of765 /400kV substation at 

765 /400kV 
Chilakaluripeta with 2x1500 MVA transformers 
11 . 2x240 MVAR bus reactor at Chilakaluripeta 765 /400KV | 


D / C 
Reactor 
D / C 
Reactor 


SR - 15 


D / C 
Reactor 
D / C 
Reactor 
D / C 
D / C 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
| UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


D / C 


Reactor 


UC 
UC 


trf 


Reactor 


SS 
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HVDC 


SR - 17 


Scheme- I : HVDC Bipole link between Western region 
(Raigarh , Chhattisgarh ) and Southern region (Pugalur , 
Tamil Nadu ) - Madakathara / North Trichur (Kerala ) 
1. + 800 kV Raigarh (HVDC Stn ) - Pugalur (HVDC Stn ) 800kV 
HVDC Bipole link with 6000 MW capacity . 
2 . Establishment ofRaigarh HVDC Stn and Pug alur HVDC2800K V 
Stn with 6000 MW HVDC terminals 
Scheme- II :HVDC Bipole link between Western region 
(Raigarh , Chhattisgarh ) and Southern region ( Pugalur , 
Tamil Nadu )- Madakathara / North Trichur (Kerala ) 
1 . Pugalur HVDC Station - Pugalur ( Existing ) 400kV 400kV 
(quad ) DC line. 
2 . Pugalur HVDC Station – Arasur 400kV (quad ) DC line 400kV 
3 . 80 MVAR switchable line reactor at Arasur end . 

400kV 
4 . Pugalur HVDC Station – Thiruv alam 400kV (quad ) DC 400kV 
line 
5 . 1x80MVAR switchable line reactor atboth ends. 

400kV 
6 . Pugalur HVDC Station – Eday arpalayam 400 kV ( quad ) 400kV 
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DC 
7 . 1x63MVAR switchable line reactor at Edayarpalayam 
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SR - 21 


8 . Edayarpalayam - Udumulpeta 400 kV ( quad ) DC line . 400kV 
Scheme-III : HVDC Bipole link between Western region 
(Raigarh , Chhattisgarh ) and Southern region ( Pugalur , 
Tamil Nadu ) - Madakathara / North Trichur (Kerala ) 
1 . Establishment of VSC based 2000 MWHVDC link 

+ 320kV 
between Pugalur and North Trichur * (Kerala ) 
2 . LILO of North - Trichur – Cochin 400kV (Quad ) D / c line 400kV 
at North TrichurHVDC Stn . 
Mangalore (UPCL ) - Kasargode -Kozhikode 400 kV link 
1 . Mangalore (UPCL ) – Kasargode 400 kV D /c Quad line 400kV 
2 . Kasargode - Kozhokode , 400K V quad D /c line , 

400kV 
3 . Establishment of2x500 MVA , 400 /220 kV GIS 

400 / 220kV 
substation at Kasargode 
Connectivity lines for Maheshwaram 
(Hyderabad ) 765 /400kV Pooling S / s. 
1 Maheshwaram ( PG ) - Mahboob Nagar 400 kV D / C line 400kV 
2 .Nizamabad – Yeddumailaram (Shankarapalli ) 400 kV | 400kV 
D / C line 
SRSS - XXIV 
1 Establishment of 765 /400kV substation at Cuddapah with 765 /400kV 
2x1500 MVA transformers 
2 . 2x240 MVAR bus reactor at Cuddapah 765 /400KV SS 765kV 
3 . LILO of Kurnool- Thiruv alam 765 kV D / c at Cuddapah 765kV 
along with associated bays 
4 . Cuddapah -Hindupur 400 kV (Quad ) D / C line along with | 400kV 
associated bays and 80 MVAR switchable line reactor at 
Hindupurend (Hindupur S /s to be implemented by 
AP TRANSCO ) 
5 . 80 MVAR switchable line reactor at Hindupur end . 400kV 
Transmission System for Ultra mega solar park in 
Anantapur distt , AP - Part - B 
1 . LILO ofCuddapah -Hindupur 400kV ( Quad ) D /c line at 400kV 
NP Kunta 
2 . 6 nos . 220kV line bays atNP Kunta Pooling Station 220kV 
Transmission System for Ultra mega solar park in 
Anantapur distt, AP - Part - C 
1 . Augmentation oftransformation capacity at NP Kunta 400 /220kV 
station with 4th , 1 x500 MVA , 400 / 220kV transformer 
2 . 4 nos. 220kV line bays at NP Kunta Pooling Station 220kV 
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Green Energy Corridors - ISTS -Part- A 
1 . Establishment of 2x500 MVA , 400 /230 kV S / s at 

400 /220kV 
Tirunelveli Pooling Station 
2 . Tirunelveli Pooling Station - Tuticorin Pooling Station | 400kV 

2xD / C 
400 kV 2x D / c (Quad ) line 
NLC -Karaikal 230 kV D / c 
1 . NLC -Karaikal 220 kV D / c linei. (through LILO of the 220kV 
230kV Neyveli- Bahour S / c line at Karaikal) 
Constraints in 400 kV bays extensions at 400 kV 
Vemagiri S / s 
1 . LILO ofboth circuits ofGazu waka / Simhadri - II 

400kV 
Vemagiri - I (AP ) 400 kV D / c line at Vemagiri - II (PG ) . 
2 . Straighten LILO of Vijay wada (Nunna) - Simhadri- 

400kV 
II/Gazuwaka 400kV D / c line (by disconnecting the LILO 
at Vemagiri - I ( AP ) ) , so as to make Vijay wada (Nun na ) - 
Vemagiri - II 400 kV D / c line. 
3 . Utilization ofone LILOD /c portion (of 

400kV 
Gazuwaka / Simhadri- II - Vijay wada (Nun na ) at Vemagiri - I 
(AP )) for KV Kota - Vemagiri - I ( AP ) 400 kV D / c line 
4 . Second LILO D /c portion (ofGazuwaka/Simhadri- II - 400kV 
Vijaywada (Nunna ) at Vemagiri -I (AP)) to be extended to 
Vemagiri- II (PG ) . 

AT 
Connectivity for Kudankulam 3 & 4 (2x1000MW ) with 


UC 


UC 


SR - 27 


UC 
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D / C 


UC 


SR - 28 


Planned 


D / C 


Planned 


D / C 


Planned 


D / C 


Planned 


Trf 


Trf 


Planned 


Reactor 


Planned 


Bays 


Planned 


D / C 


| DIC 


Planned 
Planned 


Trf 


Planned 


Reactor 


Planned 


Trf 


Planned 


Reactor 


Planned 


interstate Transmission system . 
1. Extension ofKudankulam APP Tirunelveli 400kV Quad 400kV 
D / c line to Tuticorin Pooling Station along with necessary 
bay modification works at Tuticorin Pooling station 
Transmission System for Tumkur (Pavgada ) Ultra 
Mega Solar Park (2000MW ) 
Phase - I ( 1000MW ) 
(i) LILO of400kV Gooty - Tumkur ( Vasantnarsapur) D / c 400kV 
at Tumkur ( Pavagada ) Pooling station 
( ii ) Tumkur (Pavagada) Pooling station - Hiriyur 400kV | 400kV 
D / c( as part of Tumkur (Pavagada ) Pooling station - Mysore 
line) 
( iii ) LILO of400kV Bellary Pool , Tumkur 

400kV 
(Vasantnars apur ) D /c ( Quad )(both circuits ) [KPTCL line ] at 
Tumkur (Pavagada ) Pooling station . 
( iv ) 3x500 MVA , 400 /220KV Pooling station at 

400 / 220kV 
Tumkur (Pavagada ) . 
(v ) 1x125MVAR bus reactor at 400 /220KV Tumkur 400 / 220kV 
( Pavagada) Pooling station 
( vi) 220kV Bays (8 Nos) at Tumkur (Pavagada ) PS for 220kV 
interconnection with solar project 
Phase - II ( 1000MW ) 
(i) Hiriyur - Mysore 400 kV D / c line$ 

400kV 
( ii ) Tumkur (Pavagada) Pooling station - Devanahally 400kV 
(KPTCL ) 400kV D / c ( Quad ) 
( iii ) Augmentation of 2x500 MVA , 400 /220KV transformer 400 /220kV 
at Tumkur (Pavagada ) Pooling station 
( iv ) 1x125MVAR bus reactor (2nd ) at Tumkur (Pavagada ) 400 / 220kV 
Pooling Station 
( v ) Third 400 / 220 kV , 1x500 MVA transformer at Tumkur 400 / 220kV 
( Vasantnarsapur ) 
(vii ) 1x80 MVAR switchable Line reactor at Mysore end of 400kV 
Hiriyur -Mysore D / c for each circuit. 
(viii ) 8 nos. 220kV line Bays at 400 /220kV Tumkur 

220kV 
(Pavagada) PS for Solar Interconnection 
Augmentation of Transformation capacity in Southern 
Region 
1 . 400 / 230 kV , 1X500 MVA ICT at Arasur 

400 / 230kV 
2 . 400 / 230 kV , 1X500 MVA ICT at Karaikudi 

400 / 230kV 
3 . 400 / 230 kV , 1X500 MVA ICT at Tirunelveli 

400 / 230kV 
4 . 400 / 230 kV , 1X500 MVA ICT at Pondicherry 

400 / 230kV 
5 . 400 / 220 kV , 1X500 MVA ICT at Kozhikode 

400 / 220kV 
Installation of Bus Reactors at Cuddapah , Nellore , 
Kurnool , Raichur and Thiruvalam 
1 . 400kV , 125 MVAr bus reactor at Cuddapah 

400kV 
2 . 765kV , 240 MVAr bus reactor at Kurnool 

765kV 
3 . 765kV, 240 MVArbus reactor at Nellore 

765kV 
4 . 765kV , 240 MVArbus reactor at Raichur 

765kV 
5 . 765kV , 2 x 240 MVArbus reactors at Thiru valam 

765kV 
Conversion of fixed line reactors to switchable line 
reactors in Southern Region 
Conversion ofLine Reactor of 50 MVAR at Hyderabad end 400kV 
ofGazwel -Hyderabad II line to switchable line reactor. 
Conversion ofLine Reactors of 50 MVAR each at both 400kV 
ends ofNellore - Tiruvellam I & II lines to switchable line 
reactors . 
Conversion ofLine Reactor of 50 MVAR at Sri perumbadur 400kV 
end of Sriperumbadur - Chito or line to switchable line 
reactor. 
Conversion ofLine Reactor of63 MVAR at Udumalpetend 400kV 
of Udumalpet - Salem II line to switchable line reactor . 
Conversion ofLine Reactor of63 MVAR at Madurai end of 400kV 
Madurai -Karaikudi line to switchable line reactor. 
Conversion ofLine Reactor of50 MVAR at Sriperumbadur | 400kV 
end of Sriperumbadur - SV Chatramline to switchable line 
reactor. 
Conversion ofLine Reactors of63 MVAR at Kochi end of 400kV 


Bays 


Planned 


SR - 29 


Planned 


Trf 
Trf 
Trf 
Trf 
Trf 


Planned 
Planned 
Planned 
Planned 
Planned 
Planned 


SR - 30 


Reactor 
Reactor 
Reactor 
Reactor 
Reactor 


Planned 
Planned 
Planned 
Planned 
Planned 
Planned 


SR - 31 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 
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Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


Reactor 


Planned 


SR - 32 


Planned 


Planned 


trf 


Planned 


trf 


Planned 


D / c 
D / C 
bays 


Planned 
Planned 
Planned 


reactor 


Planned 


reactor 


Planned 


SR -33 


Planned 
Planned 
Planned 


trf 


Kochi- Tirunelveli - I & II lines to switchable line reactors. 
Conversion ofLine Reactor of 50 MVAR at Madurai end of 400kV 
Madurai- Trichy line to switchable line reactor . 
Conversion of Line Reactor of 50 MVAR at Trichy end of 400kV 
Trichy - Nagapattinam I to switchable line reactor . 
Conversion ofLine Reactor of63 MVAR at Trichy end of 400kV 
Trichy - Nagapattinam II to switchable line reactor. 
Conversion ofLine Reactor of 50 MVAR at Salemend of 400kV 
Salem Hosur II to switchable line reactor . 
Conversion ofLine Reactor of 50 MVAR at Hyderabad end 400kV 
ofMalakaram -Hyderabad - II (Upto LILO point) to 
switchable line reactor . 
Conversion ofLine Reactor of50 MVAR atGooty end of 400kV 
Kurnool -Gooty to switchable line reactor . 
Composite scheme for Solar & Wind Energy Zone in 
Andhra Pradesh (4500 MW ) ( Phase - 1 ) 
Kurnool HEZ (4500MW : 2500 MW Solar & 2000 MW 
Wind ) , AP 
Establishment of 765/ 400 / 220kV 3x1500 MVA , 9x500 765kV 
MVA Pooling station at suitable location in KurnoolDistt 
Establishment of765/ 400/ 220kV 3x1500 MVA , 9x500 400kV 
MVA Pooling station at suitable location in KurnoolDistt 
Kurnool PS - Kurnool(new ) 765 kV D / c Line - 100km 765kV 
Kurnool PS -Maheshwaram (PG ) 765 kV D / c Line - 250km 765kV 
220kV line bays for interconnection ofwind projects ( 15 220kV 
nos ) 
1x330 MVAr (765kV ) & 1x125MVAr (400k V ) bus reactor 400kV 
at Kurnool PS 
240 MVar Switchable line reactors at both ends ofKurnool 
PS -Maheshwaram (PG ) 765 kV D / c Line 
Wind Energy Zone in Karnataka (2500 MW ) (Phase- 1) 
Koppal WEZ ( 2500MW ), Karnataka 
Establishment of400 / 220 kV 5x500 MVA pooling 

400kV 
Substation in a suitable location in Koppal distt . 
Koppal PS - Munirabad 400 kV D / C (HTLS ) Line - 50 km 400kV 
Koppal PS - Narendra (New ) 400 kV D /c( HTLS ) Line - 125 400kV 
km 
220kV line bays for interconnection of wind projects (8 220kV 
nos ) 
1x125 MVArbus reactor atKoppal PS 
Wind Energy Zone in Tamil Nadu ( 1500 MW ) (Phase - 1 ) 
Karur WEZ (1500MW ) , Tamil Nadu 
Establishment of3x500 MVA , 400 /230 kV Karur Pooling 400kV 
Station 
LILO ofPugalur - Pugalur(HVDC ) 400 kV D /c (Quad ) line 400kV 
at Karur PS (50 km ) 
230kV line bays for interconnection ofwind projects (5 | 220kV 
nos ) 
1x125 MVAr Bus reactor at Karur PS 
Wind Energy Zones in Tamil Nadu (1500 MW ) ( Phase 
2 ) 
( a ) Tirunelveli WEZ (500 MW ) , Tamil Nadu 
Augmentation oftransformation capacity with 400 /230kV, | 400kV 
2x500MVA ICT at Tirunelveli Pool 
220kV line bays (GIS ) for interconnection ofwind projects | 220kV 
( 2 nos .) 
(b ) Karur WEZ ( 1000MW ) , Tamil Nadu 
Augmentation oftransformation capacity with 400 /230kV , 400kV 
2x500 MVA (4th & 5th ) ICT at Karur PS 
230kV linebays for interconnection ofwind projects ( 3 220kV 
nos ) 
Composite scheme for Solar & Wind Energy Zone in 
Andhra Pradesh ( 3500 MW ) ( Phase - 2) 
Establishment of765 /400 /220kV 3x1500 MVA , 7x500 765kV 
MVA Pooling station at suitableborder location between 
Anantapur & KurnoolDistt 


D / c 
D / c 


Planned 
Planned 


bays 


Planned 


reactor 


SR - 34 


Planned 
Planned 
Planned 
Planned 


trf 


D / c 


Planned 


bays 


Planned 


reactor 


Planned 
Planned 


SR - 35 


Planned 
Planned 


trf 


bays 


Planned 


Planned 
Planned 


trf 


bays 


Planned 


SR - 36 


Planned 


trf 


Planned 
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Planned 


D /c 


Planned 


D /c 


Planned 


bays 


Planned 


reactor 


Planned 
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Planned 
Planned 
Planned 


trf 


D / c 
D / c 


Planned 
Planned 


bays 


Planned 


reactor 


Planned 
Planned 
Planned 


trf 


D / c 


Planned 


D / c 


Planned 


bays 


Planned 


reactor 


Planned 


WR - 1 


UC 


Establishment of765 /400 /220kV 3x1500 MVA , 7x500 400kV 
MVA Pooling station at suitable border location between 
Anantapur & Kurnool Distt 
LILO ofKurnoolPS - Kurnool(new ) 765 kV D / c Line at 765kV 
Anantapur PS - 100km 
Anantapur PS - Pavagada ( PG ) 400 kV D / c Line (HTLS ) - 400kV 
100km 
220kV line bays for interconnection ofwind projects ( 12 | 220kV 
nos) 
1x330 MVAr (765kV ) & 1x125MVAr (400k V ) bus reactor 
at Anantapur PS 
Solar Energy Zone in Karnataka (5000 MW ) ( Phase -2 ) 
( a ) Gadag SEZ ( 2500 MW ) 
Establishment of 400 / 220kV 5x500 MVA Gadag Pooling | 400kV 
Station (with provisions to upgrade to 765 kV ) . 
Gadag PS - Koppal PS 400kV D / c Line (HTLS) - 50 km 

400kV 
LILO of Tumkur ( Vasantnarsapura )-Narendra (New ) 765 765kV 
KVD / c Line(Ch . At 400 kV ) at Gadag PS - 50 km 
220kV line bays for interconnection of solar projects (8 220kV 
nos ) 
1x125MVAr ( 400kV ) bus reactor at Gadag PS 
(b ) Bidar SEZ ( 2500 MW ) 
Establishment of 400 / 220kV 5x500 MVA Bidar Pooling 400kV 
Station 
Bidar PS - Nizamabad (PG ) 400 kV D / c Line (HTLS ) - 150 400kV 
km 
Bidar PS -Gulbarga (KPTCL ) 400 kV D /c Line (HTLS) 400kV 
100km 
220kV line bays for interconnection ofsolar projects (8 220kV 
nos ) 
1x125MVAr (400kV ) bus reactor at Gadag PS 
Dynamic Recative Compensation in Western Region 
1 . At Aurangabad . 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR 400kV 
MSC & + / - 300 MVAR STATCOM 
2 . At Gwalior 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR MSC & 400kV 
+ / - 200 MVAR STATCOM 
3 . At Satna . 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR MSC & 400kV 
+ / - 300 MVAR STATCOM 
4 At Solpaur . 2x125 MVAR MSR , 1X125 MVAR MSC & 400kV 
+ / - 300 MVAR STATCOM 
ATS for KAPP Extn U - 3 , 4 , ( 1400MW ) ( Centralsector ) 
1 . Kakrapar NPP -Navsari 400KV D / C line 

400kV 
2 . Kakrapar NPP - Vapi 400K V D / C line 

400kV 
ATS for Mundra UMPP (4000MW ) - Part B 
(Streghtening in WR ) 
1 . Wardha- Aurangabad 400 kV (Quad ) D / c ( with 

400kV 
provision to upgrade at 1200 kV at later date ) 
DG EN TPS Torrent Power Ltd . ( 1200 MW ) 
1 . DGEN TPS - Vadodara 400 kV D / C ( twin Moose ) 

400kV 
2 . Navsari - Bhestan 220 kV D / C line 

400kV 
ATS for Mauda STPS - II (2X660 ) MW 
1 . Mauda II - Betul 400kV D /C (Quad ) 

400kV 
2 . 400 / 220kV , 2X315 MVA S / S at Betul 

400 / 220kV 
Dedicated Transmission Schemefor Vandana Vidyut 
Vandana Vidyut Ltd . (4x135 MW ) 
Vandana Vidyut - Daramjay garh Pooling Station 400 kV 400kV 
D / C line 
Combined ATS for Generation Projects located in 
Raigarh Complex near Kotra , Raigarh complex near 
Tamnar, Champa complex and Raipur complex of 
Chhattisgarh - Part- D 
Aurangabad (PG ) - Boisar / Kharghar 400kV D /c ( Quad ) 400kV 
line . 
Combined ATS for Generation Projects located in 
Raigarh Complex near Kotra , Raigarh complex near 
Tamnar , Champa complex and Raipur complex of 
Chhattisgarh - Part- E 


reactor / 
capacitor 
reactor / 
capacitor 
reactor / 
capacitor 
reactor / 
capacitor 


WR - 2 


D / C 
D / C 


UC 
UC 


WR - 3 


DIC 


WR - 4 


UC 


D / C 
D / C 


UC 


WR - 5 


D / C 
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| UC 
UC 


WR - 6 


DIC 


D / C 


WR - 7 


400kVDICUC 
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D / C 
D / C 


trf 


trf 


WR - 9 


HVDC 


WR - 10 


UC 


D / C 
2xD / C 


UC 


trf 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


WR - 11 


1. Aurangabad (PG ) - Padghe ( PG ) 765kV D / c line 765kV 
2 . Padghe ( PG ) – Kudus (MSETCL ) 400kV D /c ( Quad ) | 400kV 
line . 
3 . Establishment of765 /400kV , 2x1500MVA 

765/400kV 
Padghe ( PG ) S / s [GIS Substation ] 
Combined ATS for Generation Projects located in 
Raigarh Complex near Kotra , Raigarh complex near 
Tamnar , Champa complex and Raipur complex of 
Chhattisgarh - Part - I 
1 . Establishment of3000MW , + 800 kV HVDC bipole + 800kV 
terminal each at Champa pooling station and near 
Kurushetra in Haryana with provision to upgrade the 
terminals to 6000 MW . 
Transmission System Associated with Gadarwara STPS 
(2x800MW ) of NTPC ( Part- A ) 
Gadarwara - Warora Pool 765kV D / c line 

765kV 
LILO ofall both circuits of Wardha - Parli (new ) 400k V 400kV 
D / c line at Warora Pool, 
Establishment of2x1500MVA , 765 /400kV substation at 765 /400kV 
Warora . 
1X 330 MVAR , 765 kV bus reactor at 765 /400KV , 

765kV 
2x1500MVA Warora Pooling Station 
1X 330 MVAR , 765 kV bus reactor at 765 KV Gadarwara 765kV 
STPS Switchyard 
1 X 330 MVAR line reactor for Gadarwara STPS – Warora 765kV 
Pooling Station 765 KV D / c line both ends and both lines 
(Switchable at Gadarwara end & fixed at Warora end ) 
1 X 80 MVAR switchable line reactor for Warora Pool - 400 kV 
Parli (PG ) 400 kV D / c quad line at Warora for both lines 
Transmission System Associated with Gadarwara STPS 
(2x800MW ) of NTPC (Part- B ) (WRSS - 15 ) 
Warora Pool - Parli 765kV D / c line 

765kV 
Parli - Solapur 765k V D /c line 

765kV 
Establishment of2x1500MVA , 765 /400kV substation at 765 /400KV 
Parli (new ). 
1X 330 MVAR , 765 kV bus reactor at 765 /400KV , 

765kV 
2x1500MVA Parli (New ) S / s 
1 X 330 MVAR line reactor for Warora Pooling Station - 765kV 
Parli (New ) 765kV D / c line both ends for both lines 
(Switchable at Warora end & fixed at Parli (new ) end ) 
Solapur STPP (2 x660MW ) transmission system - Part A 
1 . Solapur STPP – Solapur ( PG ) 400KV 2nd D / c ( Quad ). 400kV 
Transmission System Associated with Lara STPS - I 
(2x800MW ) 
Lara STPS -I – Champa Pooling Station 400 kV D /c ( quad ) 400kV 
line . 
Inter Regional System Strenghtening for WR and NR 
Part - B 
1 . Establishment of2x1000MVA 765 /400 kV station at 765 /400kV 
Orai 
2 . LILO ofone circuit of Satna – Gwalior 765 kV line at 765kV 
Orai 
3 . Establishment of2x1500MVA 765 /400 kV station at 765 /400kV 
Aligarh 
3a . LILO of Agra - Meerut 765 kV line at Aligarh 

765kV 
4 . Jabalpur Pooling Station - Orai 765kV D / c line 

765kV 
5 . LILO of Kanpur – Jhatikara 765kV S /c line at Aligarh | 765kV 
S / s 
6 . Orai – Aligarh 765 kV D / c line 

765kV 
7 . Orai -Orai (UPPCL ) 400K V D / c Quad – 20 km 

400kV 
Green Energy Corridor ( 

GEC ) ISTS Part B & C 
1 . Bhuj Pool- Banaskanta 765 kV D /c 

765kV 
2 . Banaskanta - Chittorgarh 765 kV D /c 

765kV 
3 . Banaskanta - Sankhari 400 kV D / C 

400kV 
4 . Chittoragrh (new ) - Ajmer (new ) 765 kVD / C line 

765kV 
5 . Establishment of 765 /400 / 220kV ( 765 /400 kV - 2x1500 | 765 /400KV 
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trf 
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IUC 
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UC 
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DIC 
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765 / 400kV 


trt 


UC 


MVA & 400 / 220kV - 2x500MVA ) substation at Bhuj Pool 
6 .Establishment of 765 / 400 / 220kV ( 765 /400 kV -2x1500 
MVA & 400 / 220k V - 2x500MVA ) substation each at 
Banaskanta 


WR - 16 


D / C 
trf 


UC 
UC 


D / C 


UC 


System Strengthening for IPPs in Chhattisgarh and 
other generation projects in WR 
1. Gwalior - Morena 400kV D / c line. 

400kV 
2 . Establishment of2x315MVA , 400 / 220kV substation at | 400 / 220kV 
Morena , 
3 . Vindhyachal - IV & V STPP - Vindhyachal Pooling 

400kV 
Station 400K V D / c ( Quad) 2nd line 
4 . Sasan UMPP - Vindhyachal Pooling Station 2nd 765kV | 765kV 
S / c line , 
5 . LILO ofone circuit of Aurnagabad - Padghe 765kV D / C 765kV 
line at Pune , 
6 . Raigarh (Kotra ) - Champa Pool 765kV 2nd S / c line 

765kV 
7 .Champa Pool - Dharamjai garh 765kV 2nd S / c line . 

765kV 
1 X 125 MVAR bus reactor at 400 /220kV , 2x315MVA 400kV 
Morena Substation 


S / C 


UC 


D / C 


me . 


S / C 
S / C 
Reactor 


UC 
UC 
UC 


UC 
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D / C 
D / C 
D / C 


| UC 
| UC 


765kV 
765kV 
765kV 
765kV 
765kV 


Additional System Strengthening for Chhattisgarh IPPs 

Raipur Pool - Rainand gaon 765kV D / c line 
2 . Bilaspur Pool - Rajnandgaon 765kV D / c line 
3 .Rajnandgaon - Warora Pool 765kV D / c line 
4 . Establishment of765V substation at Rajnarnd gaon 
1 X 330 MVAR , 765 kV bus reactor at 765 kV Morena 
Substation Rajnandgaon Switching Station 
1 X 330 MVAR switchable line reactor for Rajnandgaon - 
Warora Pooling Station 765kV D / c for both lines at 
Rajnandgaon end 


| UC 


trf 


UC 
planned 


Reactor 


765kV 


Reactor 


planned 
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UC 


| 765kV 


bays 
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Reactor 


UC 


765 /400kV 


trf 


UC 


765kV 


D /C 


UC 


WR - 19 


400kV 


DIC 


UC 


WR - 20 


400kV 


D / C 


Transmission System Associated with Vindhyachal - V 
1 . 2 nos . 765kV bays at Vindhyachal Pooling station & 
Jabalpur Pooling station 
2 . 1X 330 MVAR , 765 kV line Reactor alongwith 850 
Ohm NGR on both circuit at both ends of Vin al PS - 
Jabalpur PS 765 KV D / C 
3 . 1x1500MVA , 765/ 400k V ICT Vindhyachal Pooling 
Station 
4 . Vindhyachal Pooling station - Jabalpur Pooling Station 
765kV D / c line 
Dedicated Transmission line for Karnataka Power Corp 
Ltd . (KPCL ) 1600MW ) 
KPCL – Champa Pooling Station 400 kV D /C 
Transmission System Associated with Khargone TPP 
(NTPC Ltd ) (1320MW ) 
1. Khargone TPP - Khandwa Pool 400k V D /c (High 
Capacity ) 
2 . Indore - Khandwa Pool 765kV D / c 
3 . Dhule - Khandwa Pool765kV D /c 
Transmission System Strengthening in WR - NR 
Transmission Corridor 
1 . Up - gradation of + 800kV , 3000MW HVDC Bipole 
terminal Capacity between Champa Pooling Station & 
Kurukshetra (NR ) to 6000MW 
2 . Kurukshetra - Jind 400KV D / c Quad 
Transmission System associated with Rewa Pooling 
Station 
1 . Establishment of400 / 220kV, 3x500MVA Pooling 
station at Rewa 
2 .LILO of Vindhyachal - Jabalpur 400kV 2nd D /c line at 
Rewa PS 
3 . 1x125MVAr BR ar Rewa PS 
4 . 6 nos . 220kV bays at Rewa PS 
Western Region System Strengthening - V 
1 . 400 kV Vapi- Kala - Kudus D / c 
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| 400kV 


D / C 


| UC 
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400kV 


| 400 / 220kV 


trf 


WR - 24 


765kV 


DIC 


D / C 


WR - 25 


400 / 220kV 


trf 


2 . LILO of400 kV Lonikhand - Kalwa line at Navi 
Mumbai 
3 . Establishment of400 / 220kV , 2 x 315 MVA new S /s 
(GIS ) at Navi Mumbai 
Wardha - Hyderabad 765kV Links 
( a ) 765KV D / C Wardha - Nizamabad Hyderabad line 
Western Region System Strengthening Scheme XIV 
( a ) 2x500MVA , 400 / 220kV transformer alongwith six nos 
of 220kV bays at Indore (PG ) 765 /400KV Substation 
(b ) 1x500MVA , 400 /220kV transformer alongwith twonos 
of 220kV bays at Itarsi (PG ) 400 /220kV S / s 
Transmission System Strengthening associated with 
Mundra UMPP - Part B 
(a ) Mundra UMPP - Bhuj Pool 400K V D /c line ( triple 
snowbird ) 
Transmission System Strengthening associated with 
Mundra UMPP - Part A 
(a ) LILO ofboth circuits ofMundra UMPP - Limbdi400kV 
D / c (triple snowbird ) line at Bachau 


400 / 220kV 


WR - 26 


400kV 


WR - 27 


| 400kV 


WR - 28 


bays 


trf 


bays 


WR - 29 


UC 


Reactor 


Reactor 


Reactor 


Reactor 


UC 


Reactor 


Western Region System Strengthening - 16 
( a ) Installation of 2x500MVA , 400/ 220kV ICTs with 

400 / 220kV 
associated bays at Parli ( PG ) switching station along with 
provision of four nos. of220 kV bays 
(b ) Provision of two nos. of220kV bays at Mapusa 

220kV 
(Colvale ) 400 /220 kV substation 
(c ) Installation of 500MVA , 400 / 220kV (3rd) ICTwith 400 / 220kV 
associated bays at Satna (PG ) S /s with provision oftwo nos. 
220kV line bays 
(d ) Provision oftwo nos. of400 kV bays at 765 /400KV 400kV 
Indore (PG ) substation 
Western Region System Strengthening - 17 
1 . Provision of 1x240 MVAR switchable line reactor at 400kV 
PuneGIS S / s end { for Aurangabad ( PG ) - Pune GIS 765kV 
S / C line, formed after LILO ofone ckt of Aurangabad ( PG ) 
– Padghe ( PG ) 765kV D / C line at Pune GIS ) . 
2 . Conversion of followings Fixed Line Reactor into 

400kV 
Switchable Line Reactors / BUS Reactor . 
a . Aurangabad (PG ) - Aurangabad I (Waluj ) 400K V D / c 400kV 
( Quad ) line: 420k V 50 MVAR fixed line reactor at 
Aurangabad I (Waluj) to be converted into Switchable Line 
Reactor. 
b . Itarsi – Indore (MPPTCL ) 400KV 2xS / C lines : 420kV 50 400kV 
MVAR fixed line reactors at both ends ofeach line are to 
be converted into switchable line reactors . 
c . Bina ( PG ) - Shujalpur 400kV D /C line : 420kV 50 

400kV 
MVAR fixed line reactor at Shujalpur end is to be 
converted into switchable line reactor . The 420kV 63 
MVAR line reactor installed at Bina (PG ) end is already 
switchable . 
d . 1x63 MVAR BUS Reactor at Bhadravati S /s : 420kV 63 400kV 
MVAR fixed line reactor at Bhadravati end of Bhadravati – 
Dhariwal 400k V S / c line is to be converted into BUS 
Reactor at Bhadravati (NGR ifany to be removed ). 
3 . Installation of ICTs along with associated bays at 
following substationsofPOWERGRID : 
a . Khandwa 400 /220kV Substation : 1x500 MVA , 

400 / 220kV 
400 / 220kV 3rd ICTwith 2 bays 
b . Boisar 400 / 220 V Substation : 1x500 MVA , 400 / 220kV 400 / 220kV 
4th ICT. 
c . Kala 400 / 220kV Substation : 1x500 MVA , 400 /220kV 400 / 220kV 
3rd ICT. 
d . Dehgam 400 /220kV Substation : 1x500 MVA , 

400 / 220kV 
400 / 220kV 3rd ICT. 
Western Region System Strengthening - 18 
1 . Splitting of following substation along with necessary 
switching arrangement. 
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Reactor 
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| UC 
UC 
UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


UC 


Reactor 


WR - 31 


D / C 


planned 


WR - 32 


S / C 


planned 


D / C 
trf 


planned 
planned 


bays 


planned 


Reactor 


planned 


WR - 33 


a . Dharamjay garh Pool 765kV BUS 

| 765kV 
b . Raigarh Pool (Kotra ) 400kV & 765kV BUS 

765 & 400 
c . Champa Pool 400 kV & 765kV BUS 

765 & 400 
2 . Installation of Reactors : 
a . 1X125 MVAR BUS Reactor at 400kV BUS Section A of 400kV 
Dharamjay garh Pool . 
b . 1X125 MVAR BUS Reactor at 400KV BUS Section A of 400kV 
Raigarh Pool ( Kotra ). 
c . 1X240 MVAR BUS Reactor at 765kV BUS Section A of 765kV 
Raigarh Pool (Kotra ). 
d . 1X240 MVAR BUS Reactor at 765kV BUS Section A of 765kV 
Champa Pool. 
e. 1X330 MVAR BUS Reactor at 765kV BUS Section B of 765kV 
Dharamjay garh Pool . 
Transmission System for UMSPP at Radhanesda 
(Banaskantha ) 
Banaskantha (Radhanesda ) Pooling Station - Banaskantha 400kV 
400kV D / c line 
| Additional 400kV Feed to Goa 
( i) LILO ofone ckt. ofNarendra (existing ) - Narendra 400kV 
(New ) 400kV D / c quad line at Xeldem 
(ii ) Xeldem – Mapusa 400kV D / c (quad ) line 

400kV 
( iii ) Establishment of 2x500MVA , 400 /220kV substation 400 / 220kV 
at Xeldem 
( iv ) 2 nos of400 kV linebays atMapusa s /s ( for Xeldem 400kV 
– Mapusa 400kV D / c (quad ) line ) 
(v ) 1x80MVAR switchable line reactor along with 500 400kV 
Ohms NGR and its auxiliaries at Narendra (New ) S / s ( for 
Narendra (New ) - Xeldem 400kV (quad ) line formed after 
LILO ofone ckt ofNarendra (existing ) – Narendra (New ) 
400kV D / c quad line at Xeldem ) 
Measures to control Fault Level at pooling stations / 
substations in Chhattisgarh area 
( i ) Dharamjay garh Pool section B - Raigarh ( Tamnar ) 765kV 
Pool 765k V D / c line 
(ii ) 2 nos of765kV line bays at Section B of 

765kV 
Dharamjay garh Pool 
( iii) 2 nos of 765kV line bays at Raigarh ( Tamnar ) Pool 765kV 
Connectivity of M / s LVTPL ( 2 X 660 MW ) 
Warora PS - LVTPL 765kV D / C 

765kV 
Powergrid works associated with Part - B of 
Transmission system for Gadarwara STPS of NTPC i.e . 
WRSS XV 
( a ) 2 nos . 765 kV line bays at 765 /400kV Solapur sub 

765kV 
station ofPOWERGRID { for Parli New ( TBCB ) - Solapur 
(PG ) 765 kV D / c } 
(b ) 2 nos 400kV line bays at existing 400KV Parli (PG ) 400kV 
Switching Station of POWERGRID ( for ParliNew 
( TBCB ) - Parli (PG ) 400K V D / c ( quad ) } 
Powergrid works associated with System Strengthening 
for IPPs in Chhattisgarh and other generation projects 
in Western Region 
(a ) 1 no. 765 kV line bay at 765 /400KV Vindhyachal 

765kV 
Pooling Station ofPOWERGRID { for Sasan UMPP - 
Vindhyachal PS (PG ) 765 kV 2nd S /c } 
(b ) 2 no . 400 kV line bays at 765 /400KV Vindhy achal 400kV 
Pooling Station ofPOWERGRID { for Vindhay chal (IV / V ) 
STPP switchyard (NTPC ) - Vindhyachal PS (PG ) 400 kV 
2nd D / c (quad )} 
(c ) 2 no . 400 kV line bays atGwalior Substation { for 

400kV 
Gwalior - Morena 400 kV D /c (quad )} 
( d ) 2 nos. 765 kV line bays at 765/400K V Pune (GIS ) sub - 765kV 
station ofPOWERGRID { for LILO ofone circuit of 
Aurangabad (PG ) – Padghe (PG ) 765 kVD /c at Pune (GIS ) 
(PG ) } 
( e ) 2 nos . 765 kV line bays at 765 /400kV Champa Pooling | 765kV 
Station ofPOWERGRID { 1 for Champa PS (PG ) - Rai garh 


D / C 


bays 


| UC 


bays 


UC 


WR - 34 


DIC 


D / C 


planned 
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bays 
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bays 


bays 


UC 


WR - 37 


bays 


bays 


UC 


WR - 38 


bays 


bays 


WR - 39 


UC 


bays 
bays 


UC 


WR - 40 


UC 


UC 


S / C 
D / C 


UC 


Reactor 


UC 


(Kotra ) PS ( PG ) 765 kV 2nd S /c , 1 for Champa PS ( PG ) – 
Dharamjaigarh (PG ) 765 kV 2nd S / c } 
( f) 1 no . 765 kV linebay at 765 /400kV Raigarh (Kotra ) 765kV 
Pooling Station ofPOWERGRID {for Champa PS (PG ) - 
Raigarh (Kotra ) PS ( PG ) 765 KV 2nd S /c } 
(g ) 1 no . 765 kV line bay at 765/ 400K V Dharamjaigarh 765kV 
Pooling Station of POWERGRID { for Champa PS (PG ) – 
Dharamjaigarh (PG )765 KV 2nd S / c } 
Powergrid works associated withAdditional System 
Strengthening Scheme Chhattisagrh IPPs Part - B 
( a ) 2 nos . 765 kV line bay at 765/ 400K V Raipur Pooling 765kV 
Station of POWERGRID { for Raipur PS ( PG ) – 
Rajnandgaon ( TBCB ) 765 kV D /c } 
Powergrid workds associated with Additional System 
Strengthening for Sipat STPS 
( a ) 3 nos . 765 kV line bays at 765 /400kV Bilaspur Pooling 765kV 
Station ofPOWERGRID ( 1 no . for Sipat STPS (NTPC ) - 
Bilapur PS (PG ) 3rd 765kV S / c , 2 nos. for Bilaspur PS ( PG ) 
Rajnandgaon ( TBCB ) 765 KV D / c ) 
(b ) 2 nos. 240 MVAR , 765 kV switchable line reactors at 765kV 
765 / 400kV Bilaspur PS end for Bilaspur PS ( PG ) - 
Rajnandgaon ( TBCB ) 765 kV D / c 
Bays for Transmission System Associated with DG EN 
Torrent Energy Ltd ( 1200MW ) 
(a ) 2nos 400KV Bays at Vadodara (GIS ) 

400kV 
(b ) 2nos 220kV Bays at Nav sari (GIS ) 

220kV 
Additional Transmission System Strengtheining for 
Sipat STPS 
(i) Sipat – Bilaspur Pooling Station 765 kV S / C line 

765kV 
( ii ) Bilaspur Pooling Station - Rajnandgaon 765 kV D / C 765kV 
line 
1 x 240 MVAR , 765 kV switchable line reactor for Bilaspur 765kV 
Pooling Station - Rajnandgaon 765kV D /c for both lines at 
Bilaspur end 
Additional inter -Regional AC link for import into 
Southern Region i. e . Warora - Warangaland 
Chilakaluripeta - Hyderabad - Kurnool765kV link 
(i) Establishmentof765 /400kV substations at Warangal 765 / 400kV 
(New ) with 2x1500 MVA transformers and 2x240MVAR 
bus reactors . 765 /400kV 
( ii) Warora Pool – Warangal (New ) 765kV D / c line with 765kV 
240 MVAR switch able line reactor at both ends. 765 KV 
D / C 
( iii ) Warangal (New ) - Hyderabad 765kV D / c line with | 765kV 
330 MVAR switchable line reactor at Warangal end . 
( iv ) Warangal (New ) – Warangal (existing ) 400 kV (quad ) 400kV 
D / c line. 400KV D / C 
( v ) Hyderabad – Kurnool 765 KV D /c line with 240 MVAR | 765kV 
switchable line reactor at Kurnool end . 765 KVD /C 
(vi) Warangal (New ) - Chi lak aluripeta 765kV D /c line 765kV 
with 240 MVAR switchable line reactor at both ends.765 
KVD / C 
(vii ) Cuddapah - Hoodi 400kV ( quad ) D /c line with 63 400kV 
MVAR switchable line reactor atboth ends. 400 KVD / C 
Common Transmission System for Phase - IIGeneration 
Projects in Odisha and Immediate Evacuation System 
for OPGC ( 1320 MW ) Project in Odisha 
(i ) OPGC (IB TPS ) – Jharsuguda (Sundargarh ) 400kV 400kV 
D / C line with Triple Snowbird Conductor 400 kV D / C 
Length - 50 KM 
Jharsuguda (Sundargarh ) , Raipur Pool 765 kVD / C line 765kV 
Measures to control High fault levels observed in Korba 
STPS (3x200MW + 4x500MW ) 
Korba STPS - Korba West 400 kV S / C line to be normally | 400kV 
kept open . 
Korba STPS - Sipat STPS 400 kV S / C line and SipatSTPS 400kV 
– Raipur 400 kV S / C line to be rearranged as Korba STPS 


WR - 41 


S / S 


D / C 


UC 


D / C 


D / C 


D / C 


UC 


D / C 


UC 


D / C 


UC 
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Planned 
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D /C 


UC 


Reactor 


UC 


WR - 45 


DIC 


WR - 46 


D / C 


WR - 47 


D / C 


WR - 48 


D / C 


D / C 


UC 


WR - 49 


trf 


Planned 


D / C 


Planned 


Raipur 400 kV S / C line (bypassing at Sipat STPS). The 
bypassing arrangement at Sipat STPS already exists . 
INTER - REGIONAL CORRIDOR BETWEEN WR 
AND NR 
VindhyanchalPS - Varanasi 765 kV D / C line (along with 2 | 765kV 

765kV 
nos . 765kV line bays at both ends ) 
765kV, 1x330MVAr line reactor at Varanasi (GIS ) end on | 765kV 
each circuit of Vindhyachal PS – Varanasi (GIS ) 765kV 
D /c line. 
Connectivity Transmission System for Srijan Wind 
Farm in Bhuj, dist. Kutch Gujarat 
SESPL switchyard – BhujPS 220kV D / c line along with 220kV 
line bays at both ends 
Connectivity Transmission System for Renew Power 
Ventures Pvt. Ltd . 
"RP VPL switchyard – Bhachau 220kV D / c line along with 220kV 
associated line bays at both ends 
* Line bays at Bhachau end to be implemented as GIS 
Connectivity Transmission System for Ostro Kutch 
Wind Pvt . Ltd . 
" OKWPL switchyard – Bhachau 220kV D / c line along with | 220kV 
associated line bays atboth ends 
* Line bays at Bhachau end to be implemented asGIS 
Connectivity Transmission System for AdaniGreen 
Energy Ltd . (AGEL ) : 300 MW 
AGEL - Sami (Adani ) 220 kV D /c line (along -with 

220kV 
associated line bays at both ends) 
1x500 MVA , 400 / 220 kV ICT at Sami (Adani) substation 220kV 
Inter State Transmission system strengthening in 
Chhatarpur area in Madhya Pradesh 
Establishment of2x500 MVA , 400 /220 kV substation at 400 / 220kV 
Bijawar 
LILO ofSatna - Bina 400kV (1 st) D / c line at Bijawar. 400kV 
( There are four 400kV circuits between Satna and Bina out 
of which one is proposed to be LILOed at Sagar (MPPTCL ) 
Substation . This LILO is on one D /c out ofthe above three 
remaining 400kV circuits between Satna and Bina ). 
1X125 MVAr, 420 kV Bus Reactor at Bijawar PS . 

400kV 
4 nos . 220kV line bays for termination ofLILO ofboth ckts 220kV 
of Tikamgarh - Chatarpur 220kV D / c line. 
Space for 4 nos . of 220kV line bays for solar park 

220kV 
interconnections 
Composite scheme for Solar & Wind Energy Zone in 
Gujarat (7000 MW ) 
Kutch 5000 MW (Rapar SEZ 3000 MW and Lakadiya 
WEZ 2000 GW ) 
Establishment of4x1500MVA & 10x50 OMVA , 

765kV 
765 /400kV / 220kV at Lakadia PS 
Establishment of4x1500MVA & 10x50 OMVA , 

400kV 
765 / 400kV /220kV at Lakadia PS 
Lakadia – Vadodara 765kV D / c line - 350km 

765kV 
Lakadia PS - Banaskantha PS 765k V D /c line - 200 km 765kV 
LILO of Bhachau – EPGL 400K V D / c (triple ) line (both | 400kV 
ckt) at Lakadia PS - 2X50 km 
220kV line bays for interconnection ofwind & solar 

220kV 
projects (17 nos) 
1x330MVAr, 765kV Bus reactor & 1x125 MVAr, 420kV 
Bus reactor at Lakadia PS & line reactive compensation 
Jamnagar SEZ 1000 MW & Dwarka WEZ 1000 MW 
Establishment of4x500MVA , 400/ 220K V Jam 

400kV 
Khambhaliya PS (GIS ) (near Jamnagar and Dwarka district 
border ) 
Extension ofEssar – Lakadia / Bhachau 400KV D /c ( t 

400kV 
line upto Jam Khambhaliya PS -40 km 
220kV line bays for interconnection ofwind & solar 

220kV 
projects - 7 nos 
1X125 MVAR , 420 kV Bus Reactor at Jam Khambhaliya 


Reactor 
bays 


Planned 
Planned 
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trf 
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Planned 
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WR -53 


Planned 
Planned 


| trf 


Planned 


D / c 


Planned 


D / c 
bays 
reactors 


Planned 
Planned 
Planned 


Planned 


trf 


Planned 


PS (GIS ) & line reactive compensation 
Solar Energy Zone in Maharashtra ( 1000 MW ) ( Phase - 1 ) 
Establishment of400/ 220kV, 2X500 MVA at Solapur PP 400kV 
(near Mohol ) 
Solapur pooling point to Solapur PS 400 kV D /c line ( twin 400kV 
HTLS ) -50 km 
220 kV line bays for interconnection ofwind & solar 220kV 
projects ( 3 nos ) 
1X125 MVAR , 420 kV Bus Reactor at Solapur PP 
Solar Energy Zone in Madhya Pradesh (2500 
MW ) ( Phase - 1 ) 
Establishment of 400 / 220kV , 5X500 MVA at Rajgarh PS 400kV 
Rajgarh PS to Bhopal 400 kV D /c line (HTLS ) - 150 km 400kV 
220 kV line bays for interconnection of solar & wind 220kV 
projects ( 8 nos ) 
1X125 MVAR , 420 kV Bus Reactor at Rajgarh PP 
Composite scheme for Solar & Wind Energy Zone in 
Gujarat (9000MW ) 
(a ) BhujWEZ 2000 MW 
Establishment of 2x1500MVA (765 /400KV), 4x500MVA | 765kV 
(400 /220kV ) Bhuj- II PS (GIS ) 
Establishment of2x1500MVA (765 /400KV ), 4x500MVA 400kV 
(400 / 220kV) Bhuj- II PS (GIS ) 
Interconnection of 765kV Bhuj S /s with the proposed 765kV 
Bhuj- II (GIS ) S / s through bus extension or 765kV D / c line 
- 30 km 
Bhuj- II PS - Lakadia PS 765kV D / c line - 150 km 

765kV 
220kV bays for interconnection ofwind projects ( 7 nos ) 220kV 
1x330MVAr, 765kV Bus reactor at Bhuj- II PS & 
1x125MVAr, 420kV Bus reactor each at Bhuj- II PS 
(b ) Kutch (Rapar) SEZ 2000 MW & Banskantha SEZ 2500 
MW 
Establishment of400 / 220 kV 4X500 MVA Kutch Pooling 400kV 
Point (near Rapar ) 
Establishment of400/ 220kV ,5X500 MVA Banaskantha 400kV 
Pooling Point 
Establishment of400 kV switching station at Patan 

400kV 
Establishment of765 / 400/ 220 kV , 3X1500 MVA & 3X500 765kV 
MVA at suitable location near Ahmedabad 
Establishment of765/ 400 / 220kV , 3X1500 MVA & 3X500 400kV 
MVA at suitable location near Ahmedabad 
Kutch PP - Lakadiy a 400 KV D / c line ( Twin HTLS) - 40 km 400kV 
Kutch PP - Patan 400 kV 2xD / c line ( Twin HTLS -multi 400kV 
circuit ) - 120 km 
Banaskantha PP - Patan 400 kV D / c line ( Twin HTLS ) 400kV 
100 km 
Banaskantha PP - Sankhari 400 kV D /c line ( Twin HTLS) | 400kV 
-50 km 
Patan - Sami 400 kV D / c line ( Twin HTLS) -40 km 

400kV 
Patan - Ahmedabad 400 kV 2xD / c line - Twin HTLS M /C - 400kV 
140 km 
Ahmedabad - Pirana 400 kV D / c line ( Twin HTLS) -50 km 400kV 
Ahmedabad - Indore 765 kV D / c line -360 km 

765kV 
Ahmedabad – Vadodara 400 kV D /c line - Twin HTLS -130 400kV 
km 
Vadodra - Dhule 765kV D / c line -330 km 

765kV 
220 kV line bays for interconnection ofsolar projects(15 220kV 
nos ) 
Associated Reactive Compensation (Line + Bus ) 
( c ) Jamnagar SEZ 1500 MW & Dwarka WEZ 1000 MW 
Establishment of 400/ 220 kV, 5X500 MVA at Lalpur 

400kV 
(Jamnagar) PS 
Establishment of400/ 220 kV , 2X500 MVA at Jas dan 400kV 
Lalpur (Jamnagar ) Pooling station - Jasdan PS 400 kV D /C | 
line ( Twin HTLS) - 180 km 
Lalpur ( Jamnagar ) Pooling station - Kalavad (GETCO ) 40 0 400kV 


Planned 


trf 
trf 
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KV D / c line ( Twin HTLS ) - 50 km 
Lalpur ( Jamnagar) Pooling station – Jam Khmabliya 400 400kV 
KV D / c line ( Twin HTLS) - 50km 
Jasdan - Hadala (GETCO ) 400kV D /c ( Twin HTLS) - 100 400kV 
km 

Jasdan – Vadodara 400 kV D /c line ( Twin HTLS) - 300 400kV 
km 
220 kV line bays for interconnection ofsolar projects (8 220kV 
nos ) 
Associated Reactive Compensation (Line + Bus ) 
Solar and Wind Energy Zone in Maharashtra (6000 MW ) 
(Phase - 2 ) 
( a ) Solapur SEZ 1500 MW 
Augmentation oftransformation capacity by 400 /220kV , 400kV 
3X500 MVA transformer at Solapur PP 
220 kV line bays for interconnection of solar projects(5 220kV 
nos ) 
(b ) Wardha SEZ 2500 MW 
Establishment of400 / 220 kV , 5X500 MVA at Wardha PS 400kV 
Wardha PS to Warora Pool 400 kV D / c line ( Twin HTLS) - | 400kV 
70 km 
220 kV line bays for interconnection ofSolar projects (8 | 220kV 
nos ) 
1x125MVArbus reactor at Wardha PS 
( c ) Osmanabad and Beed WEZ 2000 MW 
Establishment of 4x500MVA , 400 / 220k V near Kallam PS 400kV 
LILO ofboth circuits of Parli ( PG ) – Pune (GIS ) 400kV D /C 400kV 
line at KallamPS 
220 kV line bays for interconnection of solar projects (7 | 220kV 
nos ) 
1x125MVArbus reactor at Kallam PS 
Solar Energy Zone in Madhya Pradesh (2500 MW )(Phase 
2 ) 
Khandwa SEZ : 2500 MW 
Establishment of400 /220kV ,5X500 MVA at Khandawa 400kV 
PS 
Khandwa PS - Khandwa Pool D /c line ( Twin HTLS) -50 400kV 
km 
220 kV line bays for interconnection ofsolar projects ( 8 | 220kV 
nos ) 
| Associated Reactive Compensation 


bays 


Planned 


reactors 


Planned 
Planned 
Planned 
Planned 


trf 


D /C 


bays 


Planned 


reactors 


Planned 
Planned 


WR -55 


Planned 
Planned 


trf 


D / c 


Planned 


bays 


Planned 


reactors 


Planned 


Annex - 7 . 3 


Intra State Transmission system addition requirement for the period 2017- 22 


Sl .No. 


Scheme /details 


State 


Voltage (kV) 


Type 


Present 
Status 


1 _ 


Bihar 


400kV 


2xD / C 


Planned 


LILO of circuits 3 & 4 of Patna (PG ) 
Balia 400 kV D /c ( Quad ) line at Naubatpur 
400 kV 2x D / C line 


Bihar 


400kV 


2xD / C 


Planned 


LILO ofboth circuits of Barh – Patna (PG ) 
400kV D / c (Quad ) line - 1 at Bakhtiyarpur 
400 kV 2xD / C 


Bihar 


400kV 


2xD / C 


Planned 


LILO ofboth circuits of Nabinagar- II – 
Patna (PG ) 400k V D / c at Jakkanpur 400 
KV 2xD / C 
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4 


Bihar 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


Establishment of2x500MVA 400 /220 kV 
GIS S / S at Bakhtiyarpur 


Bihar 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


Establishment of2x500 MVA 400 / 220 kV 
GIS S /S at Jakkanpur 


Bihar 


| 400 /220 /1 32 /33kV 


trf 


Planned 


Establishment of2x500 MVA 400 / 220 S /S 
at Naubatpur 


7 


Motipur (GSS) (Bikhan pura new ) S/S 


| 


Bihar 


220 / 132 / 33 


trf 


trf 


UC 


Musahari S / S 


Bihar 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


Pusauli S /S 


Bihar 


220 / 132 /33 


trf 


UC 


/ 


Bihar 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


Bihar 


220 / 132 


trf 


UC 


10 | Bihta (GSS ) S/ S 
11 Barauni ( TPS ) ( ICT) 
12 | Raxaul (New ) s /s 
13 | Korha (New ) s /s 
14 Karamnasha (New ) s /s 


Bihar 


220 / 132 


trf 


Planned 


Bihar 


220 / 132 


Planned 


trf 
trf 


| 
| 


Bihar 


220 / 132 


Planned 


Bihar 


220 kV 


D / C 


UC 


LILO of 1st ckt . Darbhanga -MTPS ( Kanti ) 
at Motipur 


Bihar 


220 kV 


D / C 


UC 


Bihar 


220 kV 


16 LILO of2nd ckt. Darbhanga -MTPS ( Kanti) 

at Motipur 
17 LILO of 2nd ckt Pusouli (PG ) - Ara (PG ) 

at Pusouli (New ). 
18 | LILO ofMotipur - Darbhanga ckt-II at 

Musahari 


DIC 


UC 


Bihar 


220 kV 


D / C 


UC 


Bihar 


D / C 


] . 


UC 


19 Patna (PG ) - Gourichak 
20 | LILO ofBoth ckt. of Biharsharif - 

Begusarai at BTPS Extn . 


220 kV 
220 kV 


Bihar 


D / C 


UC 


Bihar 


220 kV 


D / C 


UC 


Bihar 


220 kV 


D / 
CD 


UC 


Bihar 


220 kV 


D / C 


UC 


Bihar 


D / C 


220 kV 
220 kV 


UC 
UC 


Bihar 


Bihar 


220 kV 


D / C 
D /C 
D /C 


Bihar 


220 kV 


Bihar 


220 kV 


D / C 


21 Darbhanga - Samastipur (New ) 
22 | Motipur(BSPTCL ) - Darbhanga (DMTCL ) | 
23 | Darbhanga (DMTCL ) - 

Supaul/Lauk ahi (BSPTCL ) 
24 Barauni TPS Exte . - Hazipur 
25 Darbhanga ( Essel) - Darbhanga (BSPTCL ) | 
26 Madhepura - Laukahi(BSPTCL ) 
27 Begusarai -Purnea line 
28 | Bihta (New ) - Bihta 
29 | Gaurichak - Bihta (New ) line 
30 | Kishanganj (New ) - Madhepura 
31 Bihta -Sipara (New ) 
32 Pusouli (New ) - Dehri 
33 Bakhtiyarpur (New ) - Fatuha (BSPTCL ) | 
34 Bakhtiyarpur (New ) - Hathidah (New ) | 
35 | Bakhtiyarpur (New ) - Sheikhpura (New ) 
36 | Raxaul (New ) -Gopalganj ( TM / Single 

Zebra ) 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


Bihar 


DIC 


Bihar 


220 kV 
220 kV 
220 kV 


D / C 


Bihar 


D /C 


Bihar 


220 kV 


D / C 


UC 


Bihar 


220 kV 


D /C 


Planned 


Bihar 


220 kV 


D / C 


Planned 


Bihar 


220 kV 


D / C 


Planned 


Bihar 


220 kV 


D / C 


Planned 


37 | 


Bihar 


220 kV 


D / C 


Planned 


Sitamarhi (New ) - Raxaul (New ) (Twin 
Moose ) 
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Jharkhand 


400kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


Jharkhand 


trf 


220 / 132 / 33 
220 / 132 / 33 


UC 
UC 


Jharkhand 


trf 


trf 


Jharkhand 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


38 | Latehar -ESSAR 400kVD /C line to 

Chandwa pooling station 
39 | Chatra S / S 
40 | Giridih S / S 
41 | Palojori (Gird ) s/s 
42 | Jasidih S /S 
43 Hazaribagh s/ s 
44 | GSS Topchanchi s/s 
45 | GSS PTPS (2x150 - 2x50 ) 
46 | GSS Gomia /Kathara 
47 | GSS Domchanch s/ s 
48 | GSS Chandrapura s/s 
49 | GSS Barkatha s /s 
50 GSS Baliyapur s/s 


Jharkhand 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


Jharkhand 


trf 


UC 


220 / 132 / 33 
220 / 132 / 33 


Jharkhand 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 /132 / 33 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 / 33 


trf 


Jharkhand 


220 / 132 / 33 


trf 


| 


UC 
UC 
UC 


51 


Ratu 


Jharkhand 


220 / 132 


trf 


Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


Jharkhand 
Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


52 | Lohardaga S/S 
53 | Koderma s /s 
54 Jain amore ( Bokaro ) S /S 
55 | GSS Tamar s/s 
56 GSS Simdega s /s 
57 | GSS Noamundi s/ s 
58 | GSS Khunti s/s 
59 GSS Jadugoda s /s 
60 | Dhanbad (Auto - Xmer ) 
61 | Jamshedpur(Auto Xmer- Replacement) 
62 | Chaibasa - Ramchandrapur 
63 Daltonganj - Garhwa 


Jharkhand 
Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 


Jharkhand 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


64 | P . T . P . S . - Ratu 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


Jharkhand 


D / C 


UC 


220 kV 
220 kV 


Jharkhand 


D / C 


UC 


65 | Dumka - Jasidih 
66 | Govindpur - Dumka 
67 | TTPS - Govindpur 
68 | Chatra - Latehar 
69 Giridih - Jamua 


Jharkhand 


220 kV 


D /C 


UC 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


70 


Giridih - Jasidih 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


Jharkhand 


220 kV 


D / 
CD 


UC 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


UC 


71 Godda - Lalmatia 
72 Chatra - PBCMP (Barkagaon ) 
73 | Hatia - Namkum (PGCIL ) 
74 | Chaibasa -Gua 
75 Baliyapur - Topchanchi 
76 | Giridih - Domchanch 
77 | Giridih - Topchanchi 
78 Khunti - Mander (400kV GSS ) 
79 | Khunti - Simdega 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 
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80 | Koderma - Domchanch 


Jharkhand 


220 kV 


D / 
CD Planned 


Jharkhand 


220 kV 


Planned 


D / C 
D / C 


Jharkhand 


220 kV 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


81 Chandil (4ook V GSS ) - Jadugoda 
82 | Chandil GSS - Chandil 
83 Chandil GSS - Tamar 
84 | Chandrapura DVC - Chandrapura 
85 | Govindpur - Govindpur 
86 | Hazaribagh - Barkatta 
87 | Koderma ( JSEB) - Koderma (DVC ) 
88 | Koderma - Giridih 
89 | LILO ofboth ckts Dumka - Govindpur at 

PalojoriGSS 
90 LILO ofHatia - Lohardaga at GSS Mander 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


DIC 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


LILO ofone ckt TTPS - G 
Phase - III 


921Mander - Tamar 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Planned 
Planned 


Jharkhand 


220 kV 


D / C 


Jharkhand 


220 kV 


M / C 


Planned 


Jharkhand 


220 kV 


S /C 


UC 


93 | Noamundi - Chaibasa (PG ) 
94 | Noamundi - Jadugoda 
95 | Simdega - Chaibasa 
96 Tenughat - Chandrapura 
97 | Tenughat - Gomia 
98 Tenughat - Hazaribagh 
99 | LILO of Chandil - Ranchi (PG ) at Tamar | 
100 | Ramgarh - Ranchi (PG ) (Bypassing Gola 

SS ) (Balance portion ) 
101 MTPS - Ramgarh (Bypassing Gola SS) 
102 MTPS - Ranchi (PG ) (Bypassing Gola SS ) 
103 | LILO ofMeramundali- B – Duburi 400K V 

D / c line ( formed after Shifting of Duburi – 
Meramundali 400kV D /c line from 
Meramundali to Meramundali - B ) at 

Khuntuni 
104 | LILO ofMeramundali – Mendhas al 400kV 

D / c line at Khuntuni 


Jharkhand 


220 kV 


S /C 


UC 


Jharkhand 


220 kV 


S / C 


UC 


Orissa 


400kV 


2xD / C 


Planned 


Orissa 


400kV 


2xD / C 


Planned 


105 


Orissa 


400kV 


D / C 


Planned 


Shifting ofDuburi – Meramundali 400kV 
D / c line from Meramundali to 
Meramundali- B 


Orissa 


400kV 


D / C 


Planned 


106 | Pandiabil – Narendrapur (New ) 400kV 

D / c line 


107 


Orissa 


400kV 


S / C 


Planned 


Shifting ofGMR – Meramundali 400kV 
S / c line from Meramundali to 
Meramundali - B (1x350MW unit ofGMR 
shall be connected to Odisha grid through 
the subject line ) 


108 


Orissa 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


2x500MVA , 400 /220kV sub- station at 
Meramundali - B 


109 


Orissa 


400 / 220kV 


2x500MVA , 400 / 220kV sub -station at 
Narendrapur (New ) 


trf 


Planned 
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Orissa 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


110 | 2x500MVA , 400 / 220kV sub - station at 

Khuntuni 


Orissa 


220 / 33 


trf 


UC 


Orissa 


220 /33 


trf 


UC 


Orissa 


trf 


220 / 33 
220 / 33 


UC 
UC 


Orissa 


trf 


Orissa 


220 / 33 


trf 


UC 


111 | Bonai S /S (ICT - 1 ) 
112 Bonai (2nd Trf.) 
113 Malkangiri (ICT- II) 
114 Keonjhar GIS S/ S 
115 | Kasipur S / S 
116 | Narasinghpur S /S 
117 | Laxmipur S / S 
118 | Baliguda S/ S 
119 | Lephripara 
120 Deogarh 


220 / 33 


trf 


UC 


Orissa 
Orissa 
Orissa 


220 / 33 


trf 


UC 
UC 


220 / 33 


trf 


Orissa 


220 / 33 


trf 


UC 


Orissa 


220 /33 


trf 


121 | Kalimela S / S 


Orissa 


trf 


220 / 33 
220 / 33 


UC 
UC 
UC 
UC 


trf 


Orissa 
Orissa 


220 / 33 


trf 


Orissa 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


220 / 132 /33 


trf 


UC 


Orissa 
Orissa 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


Orissa 
Orissa 


UC 
UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


UC 


Orissa 
Orissa 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


Orissa 
Orissa 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 
UC 


220 / 132 


trf 


Orissa 
Orissa 


220 / 132 


trf 


UC 


122 | Gobindpalli 
123 Daspalla 
124 Bargarh New ( ICT-I) 
125 | Dhamara S / S 
126 Balasore ( 3rd Trf.) 
127 Bhadrak ( ICT Repl.) 
128 Bargarh New S/S 
129 | Aska S/ S 
130 | Kesinga S / S 
131 | Jaypatna S/S 
132 | Goda S /S 
133 | Meramundali B GIS 
134 | Kuanrmunda S/S 
135 | Kiakata 
136 LILO of Atri -puri at Pandi abil S /s 
137 | LILO ofKatapalli - Bolangir at Bargarh 

(New ) 
138 Keunjhar - Keunjhar PG 
139 LILO of(Existing) Bhanjanagar - 

Meramundali at Narasinghpur 
140 LILO ofone ckt Indravati - Theruvali at 

Kashipur 
141 Jayanagar (OP TCL ) - Jayanagar ( PGCIL ) 
142 | Bhanjanagar - Aska 
143 Kesinga - Baliguda 
144 LILO ofMeramundali - Duburi Ckt- I at 

Goda 


220 / 132 


trf 


| 


Orissa 
Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 
UC 
UC 


Orissa 


220 kV 


D / C 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


Orissa 


220 kV 


D / 
CD 


UC 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


Orissa 


D / C 


UC 


220 kV 
220 kV 


Orissa 


D / C 


UC 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


145 LILO ofone ckt of Indravati - Thervali 

line at Jaypatna 
146 Pandiabili PGCIL - Pratapasan line 
147 | LILO ofone ckt. ofRengali -Barkote at 

Deogarh 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


[ 9701 III - JUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


377 


148 | Bolangir - Kesinga 


220 kV 


Orissa 
Orissa 
Orissa 


D / 
CD 
D / 
CD 


220 kV 


UC 
UC 
UC 


220 kV 


D / C 


Orissa 


220 kV 


D / C 


UC 


Orissa 


220 kV 


S / C 


UC 


149 | Cuttack (OPTCL ) - Prataps asan 
150 Katapalli - Kiakata 
151 | LILO ofone Ckt. of Bhanjanagar - 

Meramundali at Daspalla 
152 Malkangiri - Kali mela 
153 | LILO of Balimela -Malkangiri at 

Gobindpalli 
154 Tashiding - Legship 
155 Legship - New Malli 
156 | Singhik - Chungthang 
157 | Chanditala - Kharagpur 400 kV D / c line 


Orissa 


220 kV 


S / C 


+ D / C 


UC 


Sikkim 


220 kV 


D / C 


UC 


Sikkim 


220 kV 


D / C 


UC 


Sikkim 


220 kV 


D / C 


UC 


400kV 


D / C 


UC 


West Bengal 
West Bengal 


158 


Chanditala - Bakreswar 400K V D /c line 


400kV 


D / C 


Planned 


159 


Chanditala -Katwa New 400K V D / c line 


West Bengal 


400kV 


D / C 


Planned 


160 


West Bengal 


400kV 


S / C 


LILO of Arambagh - Bidhan nagar S / c line 
at Burdwan 


Planned 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


400 /132kV 


trf 


Planned 


400 / 132kV 


trf 


Planned 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


UC 


161 | New Substation at Katwa New 
162 New Substation at Mayures war 
163 | New Substation at Burdwan 
164 Sadaipur s /s ( ICT- 1 ) 
165 | Alipurduar S / S 
166 | Arambag (Aug .) 
167 | Krishna nagar (Aug.) 
168 | Sadaipur s /s (ICT- II ) 
169 | Satgachia Aug. 
170 | Lakshmikantapur Aug .- I 
171 | Barasat GIS 
172 | New Sagardighi GIS 
173 | RejinagarGIS 
174 New Town AA - IIC GIS 


220 / 132 


trf 


UC 


West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 


220 /132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


220 / 132 


trf 


175 | Gazol GIS 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


UC 


West Ben 


220 / 132 


trf 


UC 


176 Lakshmikantapur Aug .- II 
177 | New Bishnupur Aug.-I 
178 | BaruipurGIS 
179 | Jeerat Aug .-I 
180 | Kotasur GIS 
181 MahachandaGIS 
182 | Mayapur GIS 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


Planned 


183 


New Town AA - III Aug. 


West Bengal 


220 /132 


trf 


Planned 


220 / 132 


trf 


Planned 


West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 


220 / 132 


trf 


184 Raghunathpur GIS 
185 | Burdwan GIS 
186 | LILO of Parulia - Dtps at Durgapur steel 

TPS 
187 Parulia - Burdwan line 


UC 


| 


220 kV 


D / C 


UC 


West Bengal 


220 kV 


C 


D / 


U 


C 
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West Bengal 


220 kV 


D / C 


UC 


188 | Haldia TPP (IPCL ) - New Haldia 

(WBSETCL ) 


West Bengal 


220 kV 


D / C 


UC 


189 LILO ofGokarna Sagardighi TPS at 

Sagardighit (GIS ) 
190 N . Chanditala - Domjur 
191 | LILO of Arambag - Rishra at N . 

Chanditala 


220 kV 


D / 
CD 


UC 


West Bengal 
West Bengal 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


UC 


West Bengal 
West Bengal 


220 kV 


D / C 


UC 


192 | Subashgram (PG ) - Baruipur 
193 | LILO ofGokarna - Krishnanagar at 

Rejinagar 
194 Rajarhat (PG ) - N . Town II C 
195 Rajarhat (PG ) - New Town - II 
196 LILO of Howrah - Foundry Park at N . 

Chanditala . 


220 kV 


D / C 


West Bengal 
West Bengal 
West Bengal 


D / C on M /C 


220 kV 
220 kV 


UC 
UC 
UC 


M / C 


West Bengal 


M / C 


197 | LILO of Jeerat - Kasba at Barasat 
198 | Teesta LDP - III - Teesta LDP- IV 


220 kV 
220 kV 


West Bengal 


S/ C 


| 


UC 

UC 
Planned 


Arunachal Pradesh 


132kV 


D / C 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


199 Pasighat New (Napit ) -Pasighat Old 
200 Chimpu (Itanagar )-Holongi 
201 | LILO of Daporijo - Along 132 kV D /C at 

Basar 


Arunachal Pradesh 
Arunachal Pradesh 


132kV 


D / C 


Planned 


132kV 


S / C 


Planned 


132kV 


S / C 


Planned 


202 | Deomali – Khonsa 132k V S /c line 

Arunachal Pradesh 
203 | Khonsa – Changlong 132kV S /c line Arunachal Pradesh 
204 | Changlang - Jairampur 132kV S/c line Arunachal Pradesh 
205 | Jairampur - Miao 132kV S /c on D / C line | Arunachal Pradesh 


132kV 


S / C 


Planned 


132kV 


S / C 


Planned 


206 | Ziro - Palin 132kV S / c line 


Arunachal Pradesh 


132kV 


S / C 


Planned 


132kV 


S /C on D /C 


Planned 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


132kV 


S / C on D /C 


Planned 


132kV 


S /C on D /C 


Planned 


132kV 


S /C on D / C | 


Planned 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


132kV 


S /C on D /C 


Planned 


207 | Khupi - Seppa 132 kV S /c on D / C line Arunachal Pradesh 
208 | Seppa -Sagali 132kV S /c on D /C line Arunachal Pradesh 
209 | Sagali -Naharlagun 132kV S /c on D /C line | Arunachal Pradesh 
210 Naharlagun -Gerukamukh 132kV S / c on | Arunachal Pradesh 

D /C line 
211 Gerukamukh - Likabali 132kV S /c on DIC | Arunachal Pradesh 

line 
212 | Likabali – Niglok 132kV S/ c on D /C line | Arunachal Pradesh 
213 | Niglok - Pasighat 132kV S / c on D /C line Arunachal Pradesh 
214 | Miao - Namsai (PG ) 132k V S / c on D / C Arunachal Pradesh 

line 
215 | Teju -Halai pani 132kV S / c on D /C line 1 Arunachal Pradesh 
216 Naharlagun -Banderdewa132KV S /c onD /C | Arunachal Pradesh 

line 
217 Palin -Koloriang 132kV S /c line 

Arunachal Pradesh 
218 | Roing - Anini 132KV S / c lineon D /C Arunachal Pradesh 
219 | Along - Reying 132kV S /c line on D /C Arunachal Pradesh 
220 | Along - Yingkiong 132k V S /c line on DIC | Arunachal Pradesh 
221 | Along - Kambang 

Arunachal Pradesh 
222 Kambang -Mechuka 

Arunachal Pradesh 


132kV 


Planned 


S / C on D / C 
S /C on D /C 


132kV 


Planned 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


132kV 


S / C on D /C 


Planned 


132kV 


Planned 


132kV 


Planned 


S / C on D /C 
S /C on D / C 
S/C on D /C 
S /C on D / C 


132kV 


Planned 


132kV 


Planned 


[ 9701 III - JUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


379 


Arunachal Pradesh 


132kV 


S /C on D / C 


Planned 


Arunachal Pradesh 


132kV 


Planned 


223 | Yingkiong - Tuting 
224 | Ziro (PG ) - Ziro New 
225 | Tawang - Lumla 
226 Daporijo - Nacho 
227 | Khonsa - Longding 


S / C on D /C 
S /C on D /C 


Arunachal Pradesh 


132k V 


Planned 


Arunachal Pradesh 


132kV 


Planned 


S / C on D /C 
S /C on D /C 


Arunachal Pradesh 


132kV 


Planned 


132kV 


Planned 


S / C on D /C 
S /C on D / C 


132kV 


Planned 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


132kV 


S / C on D /C 


Planned 


132 /33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 
Planned 


235 


132 / 33kV 


trf 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


228 | Roing (PG ) - Dambuk 

Arunachal Pradesh 
229 Pasighat Old -Mariyang 

Arunachal Pradesh 
230 | Rilo - Seijosa 

Arunachal Pradesh 
231 | Seppa - Bameng 

Arunachal Pradesh 
232 | Seppa 132 / 33 kV S /s , 7x5 MVA ( single | Arunachal Pradesh 

phase - one spare ) 
233 Sagali 132/ 33 kV S /s, 7x5 MVA (single | Arunachal Pradesh 

phase -one spare ) 
234 | Naharlagun 132 /33 kV S/s , 2x31.5 MVA Arunachal Pradesh 

Gerukamukh 132 /33 kV S / s , 7x5 MVA Arunachal Pradesh 

(single phase - one spare) 
236 | Likabali 132/33kV S/s, 7x5 MVA (single | Arunachal Pradesh 

phase - one spare ) 
237 Niglok 132 /33 kV S / s , 2x31.5 MVA 

Arunachal Pradesh 
238 | Pasighat 132/ 33 kV (2nd S /s), 7x5 MVA | Arunachal Pradesh | 

( single phase -one spare ) 
239 | Khonsa 132/ 33 kV S /s, 7x5 MVA (single | Arunachal Pradesh 

phase -one spare ) 
240 Changlang 132 /33 kV S /s , 7x5 MVA Arunachal Pradesh 

( single phase -one spare ) 
241 | Jairampur 132 /33 kV S /s , 7x5 MVA Arunachal Pradesh 

(single phase -one spare ) 
242 | Miao 132 /33 kV S/s , 7x5 MVA ( single | Arunachal Pradesh 

phase -one spare ) 
243 Halaipani 132/33 kV S/s, 4x5 MVA ( single | Arunachal Pradesh 

phase -one spare ) 
244 | Banderdewa 132 /33 kV S /s , 2x25 MVA Arunachal Pradesh 

(single phase -one spare ) 
245 | Establishment ofPalin 132/ 33kV 

Arunachal Pradesh 
substation (7x5 MVA single Phase ) 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132/ 33kV 


trf 


Planned 


246 


Arunachal Pradesh 


132 /33kV 


trf 


Planned 


Establishment of Koloriang 132/ 33kV 
Substation (7x5 MVA single Phase ) 


247 


Arunachal Pradesh 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Establishment of Basar 132 /33kV 
Substation (7x5 MVAsin gle Phase ) 


248 


Arunachal Pradesh 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Establishment of Yingkiong 132/33kV 
Substation (7x5 MVA single Phase ) 
Establishment ofDambuk 132 /33kV 
Substation (4x5 MVA single Phase ) 


249 


Arunachal Pradesh 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


250 


Arunachal Pradesh 


132 /33kV 


trf 


Planned 


Establishment of Seijos a 132 /33k V 
Substation 4x5 MVA single Phase ) 


Arunachal Pradesh 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


251 | Establishment of Bameng 132 /33kV 

Substation (4x5 MVA sing le Phase ) 


380 
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| Arunachal Pradesh 


132 /33kV 


trf 


Planned 


252 | Ziro 132 /33kV Substation (Aug .) (4x8 

MVA ) 


132 /33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


253 Daporijo 132 /33kV Substation (Aug.) Arunachal Pradesh 

( 2x12 .5 MVA ) 
254 Kambang 132 /33kV Substation (4x5 MVA | Arunachal Pradesh 

single Phase ) 
255 | LILO of Silchar -Byrnihat 400 kV line at 

e at Assam 
Sonapur S /s 


400kV 


D / C 


Planned 


256 


Assam 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


Establishment of 2x315 MVA 400 /220 
kV S /s at Sonapur S / s 


Assam 


220kV 


D / C 


Planned 


Assam 


220kV 


DIC 


Planned 


Assam 


220 / 132 


trf 


UC 


Assam 


220 / 132 


trf 


| 


UC 


Assam 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


Assam 


trf 


220 / 132 
220 / 132 


Assam 


trf 


UC 


Assam 


220 kV 


D / C 


UC 


Assam 


220 kV 


D / C 


UC 
UC 


Assam 


220 kV 


D / C 


257 | Rangia – Amingaon 
258 | Tinsukia – Behiating (New Dibrugarh ) 
259 | Sonapur (2x100 ) 
260 | Kukumara S/ S (2x50 ) 
261 | Amingaon (GIS ) 
262 Samaguri (Aug.) (2x160 -2x50 ) 
263 Behiating (New Dibrugarh ) 
264 | LILO ofone ckt Samaguri - Saru sajai line | 

at Sonapur S / S 
265 | ( Assam ) Rangia - Amingaon line 
266 (Assam ) Tinsukia - Behiating (new 

Dibrugarh ) 
267 Bongaigaon TPS - Rangia (Salakati) 
268 Sonabil to Biswanath Chariali 
269 | Kahilipara - Guwahati Medical College 

( incl. 2kms . Cable) 
| 270 | Amingaon - Hazo 
271 | LILO of one circuit of Rangia - Rowta at 

Tangla 
272 | LILO ofGolaghat – Bokajan 132 kV S / c | 

line at Sarupathar 
273 | Sonabil - Tezpur (New ) 
274 | LILO ofKamalpur – Sishugram 132kV S /c 

line at Amingaon 220 / 132k V S /s 


Assam 


220 kV 


D / C 


UC 


Assam 


220 kV 


S / C 


UC 


Assam 


132kV 


D / C 


Planned 


Assam 


132kV 


D / C 


Planned 


Assam 


132kV 


D /C 


Planned 


Assam 


132kV 


D / C 


Planned 


Assam 


132kV 


D / C 


Planned 
Planned 


Assam 


132kV 


D / C 


275 


Assam 


132k V 


D / C 


Planned 


LILO ofKamalpur – Kamakhya 132kV 
S / c line at Amingaon 220 /132kV S /s 


276 


Assam 


132kV 


S / C 


Planned 


KAMAKHYA -PALTANBAZAR (UG 
CABLE ) 


Assam 


132kV 


S /C on D / C 


Planned 


Assam 


132kV 


S /C on D / C 


| 


Planned 


Assam 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


277 | Rupai - Chapakhowa (with 4KM river 

crossing via Dhola ) 
278 | Dhemaji – Silapathar 
279 | LILO of Jorhat (Gormur) – Nazira 132 kV | 

S / c on D /c at Teok . 
280 Guwahati Medical College (GIS ) 
281 Chapakhowa ( 4x8 .33 MVA ) 
282 | Silapathar 


Assam 


132 /33kV 


trf 


Planned 


Assam 


132 / 33kV 


trf 


| 


Planned 


Assam 


132 /33kV 


trf 


Planned 


283 


Hazo 


Assam 


132 / 33kV 


trf 


Planned 
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284 


Paltanbazar 


Assam 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Assam 


132 /33kV 


trf 


Planned 


285 | Tangla 
286 | Sarupathar 
287 | Tezpur New 


Assam 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Assam 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


288 


Teok 


Assam 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Assam 
Assam 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Manipur 


400kV 


D / C 


Planned 


Manipur 


400 / 132kV 


trf 


Planned 


Manipur 


132kV 


D / C 


Planned 


289 | Dhaligaon 
290 | Samaguri 
291 | Imphal- Thoubal 
292 | Thoubal S / S 
293 | 132 kV Imphal (PG )- Yurembam 132 kV 

D /C line with high capacity conductor 
using ROW ofexisting 132 kV Imphal 
(PG )- Yurembam 132 kV S /C MSPCL line 
along with up gradation / modification of 

bay equipment at both ends. 
294 | Loktak DS - Rengpang 132 kV D /c 
295 | Loktak DS - Ning thoukhong 132 kV D /c 
296 | Imphal - Ningthoukhong 
297 | LILO of Yurembam ( Imphal- State) - 

Karong at Gamphajol 
298 | LILO ofone circuit of Kongba – Kakching | 

132 kV D /c line (one ckt existing + other 
ckt under this scheme ) at Thoubal 
132 / 33kV substati on 


132kV 


D / C 


Planned 


Manipur 
Manipur 
Manipur 


132kV 


D / C 


| 


Planned 


132kV 


D / c 


Planned 


Manipur 


132kV 


D / C 


Planned 


Manipur 


132kV 


D / C 


Planned 


299 


Manipur 


132kV 


S / C 


Planned 


Stringing of Yaingangpokpi - Kongba 

132kV 2nd ckt 
300 | Stringing of Kakching - Kong ba 132K V 

2nd ckt 


Manipur 


132kV 


S /C 


Planned 


Manipur 


132kV 


S / C 


Planned 


302 


301 | Stringing ofKakching - Churachandpur 

132kV 2nd ckt 
| Renovation of Yurembum - Karong 
Mao (Manipur-Nagaland border ) section of 
Yurembum -Karong-Kohima 132kV S /c 
line 


Manipur 


132kV 


S / C 


Planned 


| 


132k V 


S /c on D /c 


Planned 


Manipur 
Manipur 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


trf 


Planned 


Manipur 
Manipur 


132 /33kV 
132 / 33kV 
132 /33kV 


trf 


Planned 


trf 


Planned 


| 303 Rengpang- Tamanglong S / c on D / c 

304 | Gamphajol 
305 Ningthoukhong (2nd tfr ) 
306 Jiribam (2nd tfr) 
307 Kongba (2nd tfr ) 
308 Tamenglong (7x6 .67 MVA ) 
309 Ukhrul 
310 | New Shillong (GIS ) 
311 Mawngap (GIS ) (Upgradation ) 
312 | Byrnihat (Killing) - Mawngap - New 

Shillong line 


Manipur 
Manipur 


132 /33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


220 / 132 


trf 


UC 


Manipur 
Meghalaya 
Meghalaya 
Meghalaya 


trf 


UC 


220 / 132 
220 kV 


D / C 


Planned 


313 


Meghalaya 


132kV 


D / C 


Planned 


LILO ofboth ckt ofMLHEP -Khleriat 
132kV D / c line at Mynkre 


382 
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132kV 


D / C 


Planned 


Meghalaya 
Meghalaya 
Meghalaya 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 /33kV 


trf 


Planned 


314 Phulbari- Ampati 
315 | Mynkre 
316 | Phulbari 
317 | New Shillong 
318 | LILO of Jiribam -Aizwal 132 kV S /c at 

Tuirial HEP 


Meghalaya 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Mizoram 


132kV 


D / C 


Planned 


Mizoram 


132kV 


S / C 


Planned 


Mizoram 


132kV 


S / C 


Planned 


Mizoram 


132kV 


S / C 


Planned 


319 | Lungsen - Chawngte (charged at 33kV ) 
320 Chawngte - S . Bungtlang ( charged at 33kV) | | 
321 | Tuirial -Kolasib 132 kV S /c (operated at 33 | 

kV) - (existing ) 
322 | W . Phaileng - Marpara 
323 Lungsen New SUBSTATION 
324 | W . Phaileng 


Mizoram 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


Mizoram 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Mizoram 


132 / 33kV 


Planned 


325 


Marpara 


Mizoram 


trf 


Planned 


132 / 33kV 
220 kV 


Nagaland 


UC 


S /C on D /C 

2xD / C 


Nagaland 


132kV 


Planned 


326 | New Kohima - Mokokchung (PG ) 
327 | LILO of Kohima – Meluri (Kiphire ) 

132kV D / c line at Pfutsero 
328 | LILO ofMokokchung (Nagaland ) - 

Mariani ( Assam ) 132kV D /c line at 
Longnak 


Nagaland 


132kV 


D / C 


Planned 


Nagaland 


132kV 


D / C 


Planned 


329 New Kohima (Zadima ) - New Secretariat 

| Complex 
330 LILO ofKohima -Wokha Line at new 

Kohima 


Nagaland 


132k V 


D / C 


Planned 


132kV 


S / C on D / C 


Planned 


331 Tuensang - Longleng 
332 | Wokha – Mokok chung (Nagaland ) routed | 

via Zunheboto 


Nagaland 
Nagaland 


132k V 


S / C on D / C 


Planned 


333 | LONGNAK 


| 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


334 


LONGLENG 


Nagaland 
Nagaland 
Nagaland 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


335 | NEW SECRETARIAT COMPLEX 

KOHIMA (NEW ) SUBSTATION 
336 Pfutsero 
337 | ZUNHEBOTO 
338 Wokha 


132 /33kV 


trf 


Planned 
Planned 


132 /33kV 


trf 


Nagaland 
Nagaland 
Nagaland 
Tripura 


132 /33kV 


trf 


Planned 


132kV 


D / C 


Planned 


Tripura 


132kV 


D / C 


Planned 


132kV 


D / C 


Planned 


339 Surajmaninagar ( TSECL ) - 

Surajmaninagar ( TBCB ) 132kV line with 

high capacity / HTLS 
340 | P .K .Bari ( TSECL ) – P .K . Bari ( TBCB ) 

132kV D /c line with high capacity / HTLS 
341 | Rokhia- Rabindranagar 
342 | LILO ofone circuit of Surajmaninaqar - 

Rokhia 132 kV D /c line at Gokulnagar 
343 LILO ofPK Bari -Ambasa at Monu 
344 | Kailas ahar - Dharamnagar 
345 | Rabindranagar - Belonia 
346 | Udaipur - Bagafa 


Tripura 
Tripura 


132kV 


D / C 


Planned 


Tripura 


132kV 


D / C 


Planned 


Tripura 


132kV 


D / C 


Planned 


132kV 


D /C 


Planned 


Tripura 
Tripura 


132kV 


D / C 


Planned 
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347 | Bagafa - Belonia 


Tripura 


| 


132kV 


Planned 


D /C 
D /C 


132kV 


Planned 


Tripura 
Tripura 


132kV 


D / C 


Planned 


348 Belonia - Sabroom 
349 | LILO of Agartala 79 Tilla - Dhalabil 

(Khowai ) 132KV S / C LINE 
350 Udaipur - Amar 

| Udaipur - Amarpur 132 kV D / c line 
351 | Bagafa - Satchand 132 kV S / c on D / c line 

(utilizing the corridor of existing Bagafa – 
Satchand 66 kV line ) 


132kV 


D / C 


Planned 


Tripura 
Tripura 


132kV 


S /CON D / C 


Planned 


Tripura 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


352 Rabindra Nagar 
353 | Gokul Nagar 


132 /33kV 


trf 


Tripura 
Tripura 


Planned 
Planned 


354 


Monu 


132 /33kV 


trf 


355 


Belonia 


Tripura 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


356 Bagafa 
357 | SABROOM 


Tripura 
Tripura 


132 /33kV 


trf 


Planned 


358 | MOHANPUR (HEZAMARA ) 


Tripura 


trf 


Planned 


132 / 33kV 
132 / 33kV 


359 TSAICHA 

SATCHAND 


Tripura 


trf 


Planned 
Planned 


132 / 33kV 


trf 


Tripura 
Tripura 


trf 


Planned 


132 /33kV 
132 /33kV 


Tripura 


trf 


Planned 


Tripura 


132 /33kV 


trf 


Planned 


132 / 33kV 


trf 


Planned 


Tripura 
Tripura 


132 /33kV 


trf 


Planned 


Delhi 


220 /66 


trf 


UC 


360 | Amarpur 
361 | Kailashahar (Gournagar) 
362 | UDAIPUR 
363 | Ambasa 
364 | Dhalabil(Khowai) 
365 | JIRANIA 
366 | Pappan kalan - III 
367 | Tughlakabad S / S 
368 Chandrawal GIS 
369 | Tikri Khrd GIS 
370 | Sanjay Gandhi Transport Nagar ( SGTN ) 

GIS 
371 | Gopalpur GIS 
372 | Dhansa/ Jaffarpur/ Jhatikalan 
373 | Budella S/ S 


Delhi 


220 /66 


trf 


UC 


Delhi 


220 /66 


trf 


UC 


Delhi 


220 /66 


trf 


UC 


Delhi 


220 /66 


trf 


UC 


Delhi 


220 /66 


trf 


Delhi 


trf 


220 /66 
220 /66 


UC 
UC 
UC 


Delhi 


trf 


374 


Subzi Mandi GIS 


Delhi 


220 /66 


trf 


Planned 


Delhi 


220 /66 


trf 


Planned 


375 Shalimarbagh GIS 
376 | Budhpur GIS 


Delhi 


220 /66 


trf 


Planned 


377 | BTPS GIS 


Delhi 


220 /66 


trf 


Planned 


Delhi 


trf 


Planned 


Delhi 


220 /66 
220 /66 
220 /33 


trf 


Planned 


Delhi 


trf 


UC 


Delhi 


220 / 33 


trf 


UC 


378 | Bhartal GIS 
379 | Mayur Vihar GIS 
380 | Masjid Moth ( Addl.) 
381 | Peeragarhi ( Addl.) 
382 | Lodhi Road GIS (Addl.) 
383 Panjabi Bagh GIS 
384 | Maharanibagh GIS 
385 | Karol Bagh GIS 
386 Patparganj (Addl.) 


Delhi 


220 / 33 


trf 


UC 


Delhi 


220 / 33 


trf 


UC 


Delhi 


220 / 33 


trf 


UC 


trf 


UC 


| 


Delhi 
Delhi 


220 / 33 
220 / 33 


trf 


I 


U C 
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Delhi 


220 /33 


trf 


UC 


Delhi 


220 /33 


trf 


UC 


Delhi 


220 / 33 


trf 


UC 


Delhi 


220 / 33 


trf 


UC 


Delhi 


220 / 33 


trf 


Planned 


387 | Geeta Colony (Addl.) 
388 | AIIMS ( Aug .) 
389 | Jasola GIS 
390 | Dev Nagar GIS 
391 | Okhla (Replacement) ( 160 - 100 ) 
392 Nehru Place GIS 
393 | Narela (Replacement) (160 - 100 ) 
394 Najafgarh (Replacement) ( 160 - 100) 
395 | Mehrauli (Replacement) (160 - 100) 
396 | Goplapur S /S 


Delhi 


220 / 33 


trf 


Planned 


Delhi 


220 /33 


trf 


Planned 


Delhi 


trf 


Planned 


Delhi 


trf 


Planned 


220 / 33 
220 / 33 
220 /33 
220 kV 


Delhi 


trf 


Planned 

UC 


397 | LILO of Bamnauli - Naraina at PPK - III 


Delhi 


D / C 


Delhi 


220 kV 


D /C 


UC 


398 | LILO ofBadarpur TPS - Mehrauli at 

Tughlakabad 


399 


LILO ofNarela - Mandola at Tikri Khurd 


Delhi 


220 kV 


D / C 


UC 


Delhi 


220 kV 


D / C 
M / C 


UC 
UC 


Delhi 


220 kV 


Delhi 


220 kV 


S / C 


UC 


Haryana 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


Haryana 
Haryana 


UC 
UC 


220 /66 


trf 


Haryana 


220 /66 


trf 


UC 


Haryana 


220 /66 


trf 


400 Dwarka - Budella 
401 | Shalimarbagh - Sanjay Gandhi Transport 

Nagar 
402 | IP -Park Street-Electric Lane (Cable ) 
403 | Meerpur Kurali s/s (ICT -1) 
404 Sec - 1 IMTManesar s/ s 
405 | Sonta s/s (2nd T/F ) 
406 | Gurugram Sec- 20 (GIS ) 
407 | Gurgaon Sector - 33 S/s 
408 | Gurgaon Sector - 20 (Aug.) 
409 | Panchgaon 
410 | Pinjore s /s 
411 | Panchkula Sector- 32 S /S 
412 | Gururam Sec.-56 
413 | Palwal (Aug.) 
414 Meerpur Kurali s/s ( ICT-2) 
415 | Gurgaon Sec . - 57 
416 | Roj-Ka-Meo 
417 | Rajokheri S / s 


Haryana 


trf 


220 /66 
220 /66 


UC 
UC 
UC 


Haryana 


trf 


Haryana 


220 /66 


trf 


| 


UC 


Haryana 


220 /66 


trf 


UC 


Haryana 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


Haryana 
Haryana 


220 /66 


trf 


UC 


Haryana 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


Haryana 
Haryana 


220 /66 


trf 


UC 


418 | Bakana S / s 


220 /66 


trf 


UC 


Haryana 
Haryana 


220 / 33 


trf 


UC 


419 | Sector -6 Sonipat S / S 
420 Karnal s / s 


trf 


UC 


220 /33 
220 / 33 


trf 


Haryana 
Haryana 
Haryana 
Haryana 


trf 


UC 
UC 
UC 


220 / 33 
220 / 33 
220 / 33 


421 Panchgaon S/ S 
422 | Roj- Ka -Meo 
423 RGEC Sonipat S/ S 
424 | Prithala S /s 
425 | GIS Sector 78 Faridabad S/ s 
426 | Jorian (Aug ) S/ s 
427 Isherwal (Aug ) 


trf 


Haryana 


trf 


UC 


Haryana 


220 / 33 


trf 


Planned 


| 


trf 


Haryana 
Haryana 


220 / 132 
220 / 132 


UC 
UC 


trf 


| 
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428 | Dadhibana (Aug .) 


Haryana 


220 / 132 


ana 


trf 
trf 


Haryana 


220 / 132 


UC 
UC 
UC 


220 / 132 


trf 


Haryana 
Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 


Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 


429 | Mund 
430 | Mohana (Aug ) 
431 | Sector - 95 GIS S / s 
432 Sector -65 GIS Gurgaon S/s 
433 | GIS Sector - 46 Faridabad S /s 
434 Barhi S / S 
435 Sectro - 77 GIS Gurgaon S / s 
436 Sector - 85 GIS S /s 


| 


220 / 132 


trf 


Haryana 
Haryana 


UC 
UC 


220 / 132 


trf 


Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 


Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


437 


HSIIDC Rai S / S 


trf 


Haryana 
Haryana 


220 / 132 
220 / 132 


trf 


UC 


438 | Mehna Khera S / s 
439 | Sector-69 GIS S / s 
440 | Sector -86 Faridabad S / s 


Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 


Haryana 


220 / 132 


trf 


441 


Pahari S / s 


Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 
UC 


Haryana 


220 / 132 


trf 


442 | Nonand S /s 
443 | Lohari/ Jattal S /s 
444 | GIS Rai S /s 


Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 


Haryana 


220 / 132 


trf 


UC 


445 | Deroli Ahir S / s 


Haryana 


trf 


UC 


220 / 132 
220 / 132 


446 


Sector- 107 GIS Gurgoan S /s 


trf 


Planned 


Haryana 
Haryana 


447 


Neemw ala S / s 


220 / 132 


trf 


Planned 


448 


Malsari Khera S / s 


Haryana 


220 / 132 


trf 


Planned 


Haryana 


| 


220 / 132 


trf 


Planned 


449 | GIS Sector-58 Faridabad S /s 
450 | LILO ofNarwana - Mund at Khatkar 

( Jind ) 


Haryana 


220 kV 


2xD / C 


UC 


220 kV 


D / C 


Haryana 
Haryana 


UC 
UC 


220 kV 


D / C 


451 Jajji - Rai line 
452 | LILO of gurgaon Sec -72 - Sector 52 (A ) at 

Sector 57 
453 | LILO ofone ckt. NunaMajra - Daultabad 

at Sec .- 107 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


454 | LILO ofPehowa - Kaul at Bhad son 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


455 Nuna Majra - Nuna Majra 
456 | LILO ofMadnpur - Kunihar line at 

Panchkula sector- 32 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


Haryana 
Haryana 
Haryana 


220 kV 


457 | Panchgaon 400 kV - Panchgaon 220kV 
458 | Panchkula (PGCIL ) - Panchkula Sector 32 
459 | LILO ofDhanoda - Daul tabad line at 

Farukhnagar S /s 
460 | LILO ofFGPP - BBMB Samaypur 

(PGCIL ) line at Sector58 S /s 


D / C 


UC 
UC 
UC 


220 kV 


D /C 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


Haryana 


220 kV 


D / C 


461 | LILO ofDautabad -Mau line at Hub 

Gurgaon S / s 
462 LILO ofone ckt. Daultabad - IMTManesar 

line at Gurgaon Sec.- 85 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


463 


LILO ofboth ckt. Palla - Palli at Sector- 46 
S / s 


Haryana 


220 kV 


D / C _ 


UC 
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464 


Bhiwani - Bhiwani 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


465 | Bhiwani - Isharwal 
466 Kaithal (PGCIL ) - Neemwala 
467 | LILO of Bastara - Kaul at Bhadson 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


Haryana 


D / C 


UC 


220 kV 
220 kV 


468 


Haryana 


D / C 


UC 


LILO ofboth ckt. Fatehabad - Rania line at 
Mehna Khera S / s 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


469 LILO ofboth ckt. Narwana -Mund line at 

Khatkar ( Jind ) PGCIL S /s 
470 LILO ofboth ckt. Sec.-72 - Rangla Rajpur 

line at Roj -ka-Meo 
471 | LILO ofone ckt. Badshapur - IMT 

Manes ar line at Gurgaon Sector - 77 S/s 


Haryana 


220 kV 


D / C 


UC 


472 


Haryana 


220 kV 


M / C 


LILO ofboth circuits ofMadanpur - Baddi 
at Pinjore 


UC 


220 kV 


M 


/ C 


UC 


220 kV 


MC + D / C 


UC 


400kV 


2xD / C 


Planned 


473 | LILO ofKunihar - PGCIL Naggal line at | Haryana 

Pinjore S /s 
474 Panchgaon (PGCIL ) - Panchgaon 

Haryana 
(HVPNL ) line 
475 | LILO of NathpaJhakri- Abdullapur 400kV Himachal Pradesh 

D / c line at 400/ 220 PS by HPPTCL 
476 Establishment of400 / 132 kV S / s (2X315 | Himachal Pradesh 

MVA ) Pooling Station by HPPTCL 
477 | Karian S / S 

Himachal Pradesh 
478 | Lahal S / S 

Himachal Pradesh 
479 Sunda S / S 

Himachal Pradesh 
480 Kairan -Chamera - II (PG ) 

Himachal Pradesh 


400 / 132kV 


trf 


Planned 


220 /33 


trf 


UC 


220 / 33 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


220 kV 


D / 
CD 
D / 
CD 


481 


Sunda -Hatkoti 


Himachal Pradesh 


220 kV 


UC 


482 


Snail (Swara Kudu ) -Hatk oti 


Himachal Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Himachal Pradesh 


D / C 


220 kV 
220 kV 


UC 
UC 


Himachal Pradesh 


D / C 


483 | Charor -Banala 
484 Bajoli Holi HEP - Lahal GISS 
485 Hatkoti-Pragati Nagar 
486 | LILO ofKasang - Bhbaba at Tidong-I 


Himachal Pradesh 


220 kV 


Himachal Pradesh 


220 kV 


487 | Koti -Karian 


220 kV 


Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 


DICT UC 
D / C 

Planned 
S / C 

UC 
trf | UC 

UC 


220 /66 


220 /66 


trf 


488 Kargil S /S 
489 Drass S / S 
490 (J and K ) Khalsti S/ S 
491 (J and K ) Leh S / S 


Jammu & Kashmir 
Jammu & Kashmir 


220 /66 


trf 


UC 


Jammu & Kashmir 


220 /66 


trf 


UC 


492 | Padum S / S 


Jammu & Kashmir 


220 / 33 


trf 


UC 


Jammu & Kashmir 


220 / 33 


trf 


493 | Diskit (Nubra ) 
494 | Lassipora (GIS ) 


Jammu & Kashmir 


220 /33 


trf 


UC 
UC 
UC 


Jammu & Kashmir 


220 / 33 


trf 


495 | Samba S / S 
496 Kathua- II (Ghatti ) S /S 


Jammu & Kashmir 


220 / 33 


trf 


UC 


497 | Chowadhi S /S 


220 /33 


trf 


Jammu & Kashmir 
Jammu & Kashmir 


498 | Batpora Tailbal (GIS ) 


220 / 33 


trf 
trf 


UC 
UC 
UC 


499 | Nagrota S /S 


Jammu & Kashmir 


220 / 33 


| 
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500 | Zainkote (Aug .) 


Jammu & Kashmir 


220 / 132 


trf 


Jammu & Kashmir 


trf 


220 / 132 
220 kV 


UC 
UC 
UC 


Jammu & Kashmir 


2xD / C 


501 | Alusteng S/ S 
502 | LILO of Zainkote - Dalina at Amargarh 
503 | Wagoora -Mirbazar 
504 | Zainkote - Alus teng-Mirbazar 


220 kV 


D / C 


UC 


Jammu & Kashmir 
Jammu & Kashmir 


220 kV 


D / C 


UC 


505 


Jammu & Kashmir 


220 kV 


D / C 


UC 


LILO ofHiranagar - Bishnah at Jatwal 
Grid station 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


UC 


506 Extension ofMirbazar - Alu steng line upto | Jammu & Kashmir 

New Wanpoh 
507 | LILO ofone ckt. Alusteng - New Wanpoh | Jammu & Kashmir | 

at Tailbal 
508 | LILO of Wagoora - Mirbazar line at Jammu & Kashmir 

Lassipora 
509 | New Wanpoh - Mir Bazar line 

Jammu & Kashmir 
510 | LILO ofHiranagar - Bishmah at Samba Jammu & Kashmir 
511 | LILO of Thein - Hiranagar at Kathua- II Jammu & Kashmir 

(Ghatti) 
512 Wagoora- Budgam - Zainkote 

Jammu & Kashmir 
513 | LILO of Wagoora - Mirbazar at Lassipora Jammu & Kashmir 
514 | Amargarh ( Delina ) - Zainkote (2nd Ckt.) Jammu & Kashmir 
515 | Khalsti- Leh (Part of Alus teng - Drass - | Jammu & Kashmir 

Kargil - Khalsti-Leh ) 
516 | Drass - Kargil 

Jammu & Kashmir 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


LUC 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


S / C 


UC 
UC 


220 kV 


S /C 


220 kV 


S / C 


UC 
UC 


220 kV 


S / C 


KV 


517 | Alusteng-Drass 

Jammu & Kashmir 
518 | LILO of Barn - Kishanpur at Nagrota Jammu & Kashmir 
519 | LILO of Hiranagar -Gladni at Chow adhi | Jammu & Kashmir 


220 kV 


S / C 


UC 


220 kV 


S / C 


UC 


520 | Thein (RSD )-Hiranagar ( 2nd ckt) 


Jammu & Kashmir 


220 kV 


S / C 


UC 


Jammu & Kashmir 


220 kV 


S / C 


UC 


S / C 


220 kV 
220 /66 


UC 
UC 


trf 


Jammu & Kashmir 

Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


Punjab 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


521 | Kargil - Padum (Zanaskar ) line 
522 | Phyang (PGCIL ) - Diskit (Nubrai) line 
523 | Kotla Jagan s/s 
524 | Bhawanigarh s/s 
525 | Dharamkot ( Addl) 
526 | Bahadurgarh ( Bhater) ( Aug.) 
527 | Bagha Purana (Addl) 
528 | Mahilpur ( Addl) 
529 | Talwandi Bhai (Addl) 
530 Kanjli (2nd Addl. Trf.) 
531 Bassi (Said Pura )- ICT-III 
532 | Sarna S/ S (ICT- II ) 
533 | Mansa (ICT Repl. ) 
534 Verpal Repl. (100 -50 ) 
535 Maur 
536 Hoshiarpur 


220 /66 


trf 


220 /66 


trf 


220 /66 


trf 


Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 


trf 


220 /66 
220 /66 
220 /66 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


trf 


trf 


trf 


220 /66 


trf 


220 /66 


trf 
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537 | Ladowal 


220 /66 


trf 


UC 


Punjab 
Punjab 
Punjab 


220 /66 


trf 


UC 
UC 


220 /66 


trf 


220 / 132 


trf 


UC 


538 Badni Kalan (New ) s /s 
539 Focal Point Nabha (Aug.) (3rd Addl.) 
540 | Rajla (160 - 100 ) 
541 | Kartarpur ( 160 -100) 
542 | LILO ofPatran - Kakrala at Patran 

(PGCIL ) s/ s 
543 LILO ofone ckt. 220KV Nakodar - 

Rehanajattan line at 220KV Hoshiarpur 


Punjab 
Punjab 
Punjab 


220 / 132 


trf 


UC 


220 kV 


D / C 


UC 


Punjab 


220 kV 


D / C 


C 


544 


LILO ofGHTP - Talwandi Sabo at Maur 


220 kV 


D / C _ 


UC 
UC 


545 Mukatsar - Malout 


220 kV 


D / C 


546 | Ludhiana - Doraha 


220 kV 


D / 
CD 


Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 


UC 
UC 


547 Nakodar - Rehana 


220 kV 


D / C 


548 


Goindwal Sahib - Bottianw ala 


220 kV 


D / C 


UC 


549 


220 kV 


D / C 


UC 


LILO ofone ckt. of 220KV Humbran - 
Ferozpur Road (Ludhiana ) at 220KV 
Ladowal 


220 kV 


UC 


D / 
CD 
D / C 


220 kV 


UC 


550 | LILO ofs - Jagraon at Ajital 
551 Moga - Mehal Kalan 
552 | Rajpura - Devigarh 
553 LILO of2nd Ckt. of PGCIL Jalandhar - 

Kotla Jangan (nakodar) line at Kartarpur 


Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 


220 kV 


D / C 


UC 
UC 


220 kV 


D / C 


554 Malout - Abohar 


220 kV 


D / 
CD 


UC 
UC 


220 kV 


D / C 


555 Nakodar - Ladhowal 
556 Makhu - Algaon 


Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 
Punjab 


220 kV 


D / C 


UC 


557 


Makhu - Rashiana 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


558 | LILO oflckt RSP - Sarna at Shahpur 

Kandi PHPI and PH - II 


D / C 


UC 


559 


Shahpur Kandi PH -I - Shahpur Kandi PH 
II 


Punjab 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


UC 


Punjab 

Punjab 
Rajasthan 


S / C on D /C 
S /C on D /C 


220 kV 


560 | Mukatsar - Kotkapura Ckt.-I 
561 | Nabha -Bhawanigarh 
562 400 kVD / C Ramgarh ( Jaisalmer ) - Akal 

(Jaisalmer) line ( Twin Moose ) 


UC 


400kV 


D / C 


Planned 


563 


Rajasthan 


400kV 


D / C 


Planned 


400 kV D / C Ramgarh - Bhadla line ( Twin 
Moose ) 


Rajasthan 


400kV 


D / C 


Planned 


Rajasthan 


400k V 


D / C 


Planned 


564 400 kV D / C Bhadla - Bikaner line (Quad 

Moose ) 
565 400 kVD / C line from 400 / 220KV Pooling 

Station Bhadla to LILO point at 400k V 

S / C Jodhpur-Merta line ( Twin Moose ) 
566 | 400 kV D / C Bikaner-Sikar (PGCIL ) line 

( Twin Moose) 
567 | 400 kV D / C Barmer - Bhinmal (PGCIL ) 

line ( Twin Moose ) 


Rajasthan 


400kV 


D / C 


Planned 


Rajasthan 


400kV 


D / C 


Planned 


Rajasthan 


400kV 


D / C 


Planned 


568 | 400kV D / C Akal- Jodhpur (New ) line 

(Quad Moose 
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569 


Rajasthan 


400kV 


D / C 


Planned 


Construction of400kV D /C Jaisalmer - 2 | 
-Barmer line - 130kms . 


Rajasthan 


400kV 


D / C 


Planned 


570 Construction of 400kV D / C Barmer - 

Bhinmal (PGCIL ) line -140kms. 
571 | Construction of400kV S / C Jaisalmer -2 - | 

Akal Line - 50kms. 


Rajasthan 


400kV 


S / C 


Planned 


572 


Rajasthan 


400 /220kV 


trf 


Planned 


573 


400 / 220 kV , 3 X 500 MVA and 
220 / 132kV , 3x160 MVA with 132 /33kV , 
2x40 /50 MVA Pooling Sub - Station GSS at 
Ramgarh ( Jaisalmer ) alongwith 400kV, 
1x125 MVAR , Bus Reactor and 2x50 
MVAR line Reactor for 400kVD / C 
Ramgarh - Bhadla line 
400 / 220 kV , 3 X 315 MVA and 
220 / 132kV , 3x160 MVA with 132 /33KV , 
2x40 /50 MVA Pooling Sub -Station GSS at 
Bhadla ( Jodhpur) along with 400kV , 1x125 
MVAR Bus Reactor and 4x50 MVAR , 
400kV Line Reactors for Bhadla ends of 
400kV D / C Bhadla Bikaner line, 400KV 
LILO Jodhpur-Merta at Bhadla . 


Rajasthan 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


574 


Rajasthan 


400 /220kV 


trf 


| 


Planned 


Augmentation of400kVGSS Akalby 
installation of400/ 220kV, 1 X 500 MVA 
Transformer alongwith 400kV , 2x50 
MVAR Shunt Reactor ( line type ) for 
proposed 400KV Akal- Jodhpur (New ) D / c 
line , and 1x125 MVAR 400 kV Bus 
Reactor. 


575 


Rajasthan 


400 /220kV 


Xmer 


Planned 


Additional 400 / 220 kV , 315 MVA 
transformer in the yard of400 / 220kV , 
1x315 MVA GIS sub station at 
Pragatinagar 


576 


Rajasthan 


400 / 220kV 


SS 


Planned 


Construction of400 /220kV GSS at 
Jaisalmer - 2 alongwith 2 Nos . bays at 
Barmer and 1 No. bay at Akalon Turnkey 
basis . 


| 


220 / 132 /33 


trf 


UC 


Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 


220 / 132 


trf 


UC 


| 
| 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 


UC 
UC 
UC 
UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


577 NPH Jodhpur S/ S 
578 | Pratapgarh (Upgradation )(160 - 100) 
579 Mandalgarh S /s 
580 | Jalore (160 -50 ) 
581 | Hindaun (160 -50 ) 
582 | Bherunda S /S 
583 Chhatargarh GSS (Upgradation ) (GEC -I) 
584 | Undoo S /S 
585 | Kolayat S / S 
586 | Chatrail S /S 
587 Bajju S /S 
588 | Ramgarh S/S 
589 | Nawalgarh s/ s 
590 | Indira GandhiNagar -Sitapur 

(Upgradation ) 


Rajasthan 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


| 
| 


UC 
UC 
UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


UC 


Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 


220 / 132 


| 


UC 


| 
| 


trf 
trf 


220 / 132 


UC 


220 kV 


D / C 


UC 
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Rajasthan 


220 kV 


D / C 


UC 


Rajasthan 


| 


220 kV 


D / C 


UC 


Rajasthan 


220 kV 


D / C 


UC 


Rajasthan 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


UC 


Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 


220 kV 


D / 
CD 
D / 
CD 
D / C 


UC 


220 kV 


UC 


220 kV 


D / C 


591 | Nimbahera - Pratapgarh (Part of 

Pratapgarh -Chittorgarh line) 
592 | Jethana - Ajmer line 
593 | Jodhpur (New ) - Jhalamand ( TK ) 
594 | Jaipur North (400 kV GSS ) - Manoharpur 

| ( Turnkey ) and extended to LILO ofS /C 

VKIA -Kukus 
595 | Pratapgarh - Chittorgarh (Balance Portion ) 
596 | Ajmer (400 kV) - Bherunda ( TK ) | 
597 Jodhpur (400 kV GSS ) - Banar 
598 | Jodhpur CHB - Soorsagar 
599 | Jodhpur (New ) - Barli ( TK ) 
600 Jodhpur - NPH Jodhpur 
601 | PS 1 / Bajju - Bhadla 
602 | Soorpora - Banar line 
603 | Gajner - Chhatargarh line (GEC - I) 
604 | LILO of Chandan - Pokaran at Pokaran 
605 | LILO of Kolayat -Bajju at Kolayat 
606 | LILO ofPS 1 - Bajju at PS 1 / Bajju 
607 | Akal - Jaisalmer-2 line (GEC -I ) 
608 Kalisindh TPS - Bhawanimandi 
609 | Dhod -Danta Ramgarh 


Rajasthan 
Rajasthan 


UC 
UC 


220 kV 


D /C 


Rajasthan 


220 kV 


D / C 


UC 


Rajasthan 


220 kV 


D / C 


UC 


220 kV 


D / C 


Rajasthan 
Rajasthan 


UC 
UC 


220 kV 


D / C 


220 kV 


D / C 


UC 


Rajasthan 
Rajasthan 


220 kV 


D / C 


UC 


Rajasthan 


220 kV 


D / C 


220 kV 


D / C 
S/ C 


UC 
Planned 

UC 


220 kV 


| 


| 
| 
| 


220 kV 


S / C 


UC 


610 


Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 
Rajasthan 

Rajasthan 
Uttar Pradesh 


Sirohi- Pindwara 


220 kV 


S / C 


UC 


220 kV 


S / C 


Planned 


| 


220 kV 


S / C 


Planned 


lines 


| 


765kV 


2xS / C 


611 | Jhunjhunu - Nawalgarh line 
612 | Sikar - Nawalgarh line 
613 Bara -Mainpuri 765kV 2xS /C lines 
614 Mainpuri - G . Noida 765kV S / C 
615 LILO of Agra -Meerut 765 kV S /C line of 

PGCIL at G . NOIDA 


UC 


Uttar Pradesh 


765kV 


S / C 


UC 


Uttar Pradesh 


765kV 


S / C 


UC 


Uttar Pradesh 


765kV 


S / C 


UC 


617 


Uttar Pradesh 


765kV 


S / C 


UC 


616 Hapur – G .Noida 765kV S / C line 

Anpara D - Unnao 765 kV S / c line 
618 | New 765 /400KV substation at Maipuri with | 

2x1000MVA ( 7x333 MVA , 1 phase units ) 
ICTS 


Uttar Pradesh 


765/ 400kV 


trf 


UC 


619 


Uttar Pradesh 


765 / 400kV 


trf 


UC 


New 765 / 400 substation at G .Noida with 
2x1500MVA (7x500MVA , 1 phase units) 
765 / 400kV 


620 


Uttar Pradesh 


765 /400kV 


trf 


UC 


Establishment of 765kV substation at 
Hapur with 765 / 400 kV 2x1500 MVA 
ICTS 


621 


Karchana – Bara 400kV quad D /C line 


| 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


622 Karchana – Reewa Road Allahabad 

400kV quad D /C line 
623 Mainpuri 765kV UPPCL – Mainpuri 

400kV PGCIL 400kV quad D /C line 
624 | Reewa Road Allahabad – Banda 400KV 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


400kV 


D /C L 


UC 


[ 9701 III - dug 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


391 


625 


Uttar Pradesh 


400kV 


| quad D / C line 

Banda – Orai 400kV quad D / C line 
| Orai – Mainpuri 765kV UPPCL 400kV 
quad D / C line 


D /C 


UC 
UC 


626 


| 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 
UC 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


627 | Unnao -Mainpuri 765kV S /c line 
628 | Mainpuri -Hapur 765kV S / c line 
629 | Mainpuri – Aligarh 400 kV Quad D / c line 
630 Tanda -Gonda 400kV Quad D /c line 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


631 | Gonda -Shahjahanpur 400 kV Quad D /c 

line 
632 LILO ofSarojininagar -KursiRoad line at 

Sultanpur Road 400KV Twin Moose 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


633 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


LILO ofObra - Sultanpur line at Aurai 400 
kV Twin Moose 


UC 


634 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


G .Noida - Sikanderabad line 400KV D / C 
Quad 


635 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


| G .Noida - Noida (Sector- 148 ) line 400k V 

D / c Quad 
Hapur - Dasna 400kV D / c Quad Moose 
line 


636 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


400kV 


637 | Hapur - Ataur 400 kV D /c Quad Moose 

line 


D /C 


UC 


638 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


LILO ofMuradabad ( PG ) 
Muradnagar(PG ) 400 kV D /c Quad Moose 
line at Hapur 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


639 | LILO ofMuradnagar-Muzzafarnagar 400 

kV D /c Quad Moose line at Atuar 
640 | LILO ofRishikesh - Kashipur 400 kV D / c 

Quad Moose line (PTCUL ) at Nehtur 


Uttar Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


641 


Uttar Pradesh 


400 / 220kV 


trf 


UC 


Establishment of 400kV substation at 
ReewaRoad Allahabad with 400 /220kV 
2x315 MVA ICTS 


642 


Uttar Pradesh 


400 / 220kV 


trf 


UC 


2x315MVA 400 / 220K VICTs at New 
765 /400KV substation at G .Noida 


643 


Uttar Pradesh 


400 / 220kV 


UC 


Establishment of 400kV substation at 
Banda with 400 /220kV 2x315 MVA ICTS 
Establishment of400kV substation at Orai | 
with 400 /220kV 2x315 MVA ICTS 


644 


Uttar Pradesh 


400 / 220kV 


trf 


UC 


645 


Uttar Pradesh 


400 / 220kV 


trf 


С 


646 


Establishment of400kV substation at 
Gonda with 400 /220kV 2x315 MVA ICTS 
Establishment of400kV subs tation at 
Sultanpur road ,Lucknow with 400 /220KV 
2x500 MVA ICTS 


Uttar Pradesh 


400 / 220kV 


trf 


UC 


647 


Uttar Pradesh 


400 /220kV 


trf 


UC 


Establishment of400k V substation at 
Hapur with 400 /220 kV 2x 500 MVA ICTS 


648 


Uttar Pradesh 


400 /220kV 


trf 


Establishment of400kV substation at 
Ataurwith 400 /220kV 2x500MVA ICTS 


UC 


649 


Uttar Pradesh 


400 /220kV 


trf 


Establishment of400kV substation at 
Sikandrabad with 400 /220 kV 2x500 MVA 


trf 


UC 
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ICT 


650 


Uttar Pradesh 


400 /220kV 


trf 


Establishment of400kV substation at 
Dasna with 400 / 132 kV 2x315 MVA ICTS 


UC 


651 


Uttar Pradesh 


400 / 220kV 


trf 


UC 


Establishment of 400kV substation at 
Indirapuram with 400/ 220 kV 2x500 MVA 
ICTs 


Uttar Pradesh 


400 / 132kV 


trf 


UC 


652 Establishment of400kV substation at 

Aurai with 400/ 132 kV 2x200 MVA ICTS 


Uttar Pradesh 


400 /132kV 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


trf 


220 /33 
220 / 33 


UC 
UC 


Uttar Pradesh 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 33 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 33 


trf 


UC 


653 | Establishment of400kV subs tation at 

Nehtur with 400 /132 kV 2x200 MVA ICTS 
654 CG City (AIS ) Lucknow (New ) 
655 | Kanpur Road (Lucknow New ) 
656 Mandola Vihar (New ICT- I) 
657 | Ataur (3x60 MVA ) 
658 Hapur (New )( ICT- II) 
659 Hapur (New ) ( ICT-I) 
660 Basti (ICT-1 ) (Aug 200 - 160 ) 
661 | Nanauta (ICT-I) (Aug 200 - 100 ) 
662 | Chhata (Mathura ) s/s (ICT- 1) 
663 | Chandausi (Sambhal ) (ICT-II ) 


Uttar Pradesh 


trf 


UC 


220 / 132 / 33 
220 / 132 / 33 


Uttar Pradesh 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


664 Bharthana ( Etawah ) ( ICT- 1 ) (Aug 160 - 100 ) 
665 | Allahabad (Rewa Road ) (Augmentation of 

160MVA ICT- II ) 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


trf 


UC 


220 / 132 
220 / 132 


Uttar Pradesh 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


trf 


UC 


220 / 132 
220 / 132 


Uttar Pradesh 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


| 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


666 | Bhelupur - ( ICT - II) 
667 | Amroha (New ) (ICT- I) 
668 Barahua/ Gorakhpur (Aug) 
669 | Amroha (New )(ICT- II) 
670 | Sarnath (Aug .) 
671 | Jahangirabad (Aug.) (150- 100 ) 
672 | Pilibhit ICT- I 
673 | Shatabdinagar (Aug.) S / S (200 - 160 ) 
674 | Sitapur (Aug.) S /S (200 - 100 ) 
675 Pilibhit (New ) S /S ( ICT- II ) 
676 Noida Sec.-62 S / S (Aug .) ( 160 - 100 ) 
677 | Nanauta (Aug .) S/ S ( 200 -160 ) 
678 | Gr.Noida ( Aug) ( 200 - 160 )- ICT- II 
679 | Khurja (Aug.) (200 - 160 )-ICT-I 
680 | 220 kV S /S Azamgarh - II (New ) 
681 | 220kV S / S Fatehpur ( Aug( 200 - 160 ) 
682 | 220 kV S / S Gajokhar (Aug .) I ( 160- 100 ) | 
683 220kV S /S Gonda (Aug.) II (160- 100 ) 
684 | 220kV S /S Modipuram ( Aug. )II ( 200 -160 ) | 
685 | 220kV S/S Nara Mzn (Aug.)I (200- 160 ) | 
686 | 220 kV S/ S Sahupuri (Aug.) II (200- 160) 
687 | 220kV S / S Shahjahanpur (Aug .) ( 200 - 100 ) | 


UC 
UC 
UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 
Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 
UC 
UC 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 
Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 
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Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


688 | Motiran Adda Gorakhpur ( Aug .) ( ICT- III | 

( Addl.) 
689 R .C .Green Gr. Noida (Aug .) 
690 | Noida Sec -148 (New ) 
691 | Neebkarori Farrukhabad (New ) 
692 Mirzapur (Aug .) ( 160-100 ) 
693 Bansi Siddharth Nagar (New ) 
694 | Agra (Aug .) ( 160 - 100 ) 
695 | SarsawaNew (Saharanpur) ICT-I 
696 | Sohawal ( Aug.) (160 - 100) ICT-I 
697 Barabanki (New ) 


UC 
UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 
UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


698 


Sikandara (Kanpur Dehat New ) ICT- I 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


trf 


699 | Sarh (Kanpur Dehat New ) ICT-I 
700 Baghpat (Aug .) ( 160 - 100 ) 
701 Bachrawan Raebareli (New DICT-I 
702 Bansi (New ) ICT - II 
703 | Rukhi (New ) ICT-I 
704 Siyana S /S 
705 Phahari (Chitrakoot) S /s 
706 | Sarsawa (Saharanpur) ( ICT- II) S /S 
707 | Pratap Vihar S/S 
708 | Madhuvan S /S 


220 / 132 
220 / 132 


UC 
UC 


Uttar Pradesh 


trf 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


709 


Amethi S / s 


Uttar Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


710 | Maath (Mathura ) -Chhata line 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


711 Sikandrabad (WUPPTCL ) - Sikandrabad 

(ckt - I & II ) 


UC 


712 


LILO ofMoradabad - Nehtaur at Amroha 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


D / C 


UC 


220 kV 
220 kV 


Uttar Pradesh 


D / C 


713 | Morti (220kV) - Ataur (400KV ) 
714 | Aligarh - Sikandra Rau line 
715 | LILO of 1st ckt. Saharanpur - Khodri line 

at Sarsawa 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / 
CD 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D /C 


UC 


716 LILO of 1st ckt. Sarojni Nagar - Unnao at | 

Kanpur Road 
717 LILO ofChinhat - Raebareli (PG ) line at 

CG City Lko 
718 | LILO ofGorakhpur (PG ) - Basti at Bansi 
719 | LILO ofGr. Noida (400 ) - Sec .129 at 

Noida Sector - 148 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


720 | Neebkarori - Mainpuri line 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


721 


Ataur - Mandola Vihar line 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


722 | Sohawal PG - Barabanki line 
723 | Fatehpur PG - Sarh 
724 | LILO of Amawan PG - Sarojni Nagar at 

Bachrawan 


D / 
CD 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


725 | LILO of Bhauti - Orai at Sikandara 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / 
CIUC 
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Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


726 | LILO ofKhara (HPS ) - Shamli at 

Saharanpur ( PG ) 


727 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


LILO of Sahibabad - Noida Sec -62 at 
Indirapuram 


728 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


LILO of Simbhaoli - Shatabdin agar at 
Hapur (765) 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


729 Saharanpur (PG ) - Sarsawa 
730 Hapur (765) - Simbhaoli 
731 | LILO ofHarduaganj - Jahangirabad Ckt.-I | | 

at Rukhi 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


732 | LILO ofLoni - Muradnagar line at Ator 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttar Pradesh 
Uttar Pradesh 


733 | Aligarh - Atrauli 


D / C 


UC 


220 kV 
220 kV 


734 | Banda -Chitrakoot Line 


Uttar Pradesh 


D / C 


UC 


735 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D /C 


UC 


LILO of 220 kV Hathras -Gokul at 400 kV 
s / s Mathura 


736 | Sikandarabad - Rookhi (Siyana ) 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


737 


Sohawal - Tanda 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 


738 


Mohangadda -PGCIL - Sarsawa Line 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


Uttar Pradesh 


220 kV 


D / C 


UC 
UC 
UC 
UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


S / C 


Uttar Pradesh 


220 kV 


S / C 


Uttar Pradesh 


220 kV 


S / C 


UC 


Uttar Pradesh 


S / C 


739 Rewa Road (GIS )-Chitrakoot Line 
740 Hapur (765 ) - Hapur 
741 | Bareilly (400 ) - Pilibhit 
742 Sarnath - Azamgarh - II 
743 Sitapur - Nighasan line 
744 Sarangapur ( Allahabad)PG - Phulpur line 
745 LILO ofMainpuri - Sikan drarao at 

Jawarharpur TPS 
746 Dohna - C .B .Ganj 
747 | Aurai - Mizapur 
748 | LILO of Banda -Karvi at Chittrakoot Line 


220 kV 
220 kV 


UC 
UC 


Uttar Pradesh 


SIC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


S / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


S/ C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


S / C 


UC 


Uttar Pradesh 


220 kV 


S / C 


UC 
UC 


Uttar Pradesh 


S / C 


220 kV 
220 kV 


Uttar Pradesh 


S /C 


UC 


Uttar Pradesh 


765 


S /c 


Planned 


749 | Aurai - Phoolpur 
750 | Deoria - Rasra 
751 | LILO of Anpara “ D ” – Unnao 765 kV S / C | 

line at Obra “ C ” 
752 LILO ofMainpuri – Greater Noida 765 kV 

S / C line at Jawaharpur TPS 
753 | Hapur - G . Noida 765kV S / C line at 

Modipuram (Meerut) 
754 LILO of approved Ghatampur TPS – 

Hapur 765kV S / C line atMoradabad . 


Uttar Pradesh 


765 


S / c 


Planned 


Uttar Pradesh 


765 


S / c 


Planned 


Uttar Pradesh 


765 


S / c 


Planned 


755 


Uttar Pradesh 


765 


S / c 


Planned 


Ghatampur TPS - Agra (UP) 765kV S /C 
Line 


756 


Uttar Pradesh 


765 


| Agra (UP ) -Greater Noida (UP ) 765 kV SIC | 
Line 


S / c 


| 


Planned 


757 | Ghatampur TPS - Hapur 765 kV S /C Line | 


Uttar Pradesh 


765 


S / c 


Planned 


758 


Uttar Pradesh 


765 


2x1500 MVA 765 / 400 kV ICT at Obra 
66 C ” 


trf 


| 


Planned 
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759 


Uttar Pradesh 


765 


trf 


Planned 


765 / 400 kV , 2x1500 MVA ICT at 
Jawaharpur TPS 


760 


Uttar Pradesh 


765 


trf 


Planned 


765 /400 /220 kV substations at Modi puram 

(Meerut ): 
761 | Construction of765 /400 kV , 2x1500 

MVA ; substation at Moradabad. 


Uttar Pradesh 


765 


trf 


Planned 


762 


Panki TPS – Panki 400 kV D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


763 | LILO ofone ckt of Aligarh -Sikandrabad 

400 kVD /C line ( Iso lux line ) at 

Harduaganj TPS 
764 LILO ofone ckt ofObra C – Jaunpur 400 | 

kV D / C line at Obra (Existing 


Uttar Pradesh 


400 


D /c 


Planned 


765 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


Jawaharpur TPS – Firozabad 400 kV D / C 
line 


Uttar Pradesh 


D /c 


| 


Planned 


766 Firozabad – Agra South 400 kVD / C 
767 | Modipuram (765kV) – Simbholi 400 kV 

D / C line 


400 
400 


T. 


Uttar Pradesh 


D / c 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


768 Modipuram ( 765kV) – Shamli ( 400kV ) . 

D / C 


769 | Modipuram , Baghpat 400 kV D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


770 | Moradabad (765 kV ) - Sambhal 400 kV 

D / C line 
771 Moradabad ( 765 kV ) - Moradabad 400 kV | 

D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


772 


Uttar Pradesh 


400 


D /c 


Planned 


Firozabad – Jawaharpur TPS 400 kVD /C 
line 
Firozabad (400 kV ) – Agra South 400 kV | | 
D / C line 


773 


Uttar Pradesh 


400 


D /c 


Planned 


774 


Roza TPS – Badaun 400 kV D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


775 | Badaun - Sambhal 400 kV D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


776 | Obra ” C ” – Jaunpur 400 kV D / C line 
777 | Varanasi ( 765 kV ) PGCIL – Jaunpur 400 | 

kV D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


778 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


LILO ofone ckt ofBalia - Mau 400 kV 
D / C line at Rasra 


Uttar Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


779 | Modipuram ( 765 kV) - Simbholi 400kV | 

D / C line 


780 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


Simbholi – Moradnagar - II 400 kVD / C 
line 


781 


Badaun - Sambhal 400 kV D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


782 


Moradabad – Sambhal 400 kV D / C line 


Uttar Pradesh 


400 


D /c 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


D / C 


Planned 


783 | Ghatampur TPS – Kanpur ( PG ) 400 kV 

D / C line 


784 | Balia (PGCIL ) – Rasra 400 kV S / C line 


Uttar Pradesh 


400 


S / c 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


Planned 


785 | 400 /220 kV , 2x315 MVA ICT at 

Harduaganj Extn . 
786 | 400 /220 kV , 2x500 ICT at Jawaharpur TPS 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


| 


Planned 


787 


Creation of Firozabad 400 /220 /132 kV 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


Planned 


396 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


2x500 , 2x160 MVA substation 


788 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


| 


Planned 


Construction of 2x500 MVA , 400 / 220kV 
substation atMoradabad . 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


Planned 


789 | Creation of400 / 220 kV , 2x500 MVA S / s 

Sambhal . 


790 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


Planned 


Creation of400 / 220kV , 2x500 MVA , 

2x160 MVA 220 / 132kV Firozabad . 
791 | Construction of 2x315 MVA , 400 / 220 kV 

substation at Badaun 
792 Construction of 2x500 MVA , 400/ 220kV 

substation at Jaunpur. 
793 | Construction of2x500 MVA , 400 / 220kV; | 

2X160 MVA , 220 / 132 kV substation at 
Rasra (Mau ) 


Uttar Pradesh 


400 


trf 


Planned 


Uttar Pradesh 


400 


400 


trf 


Planned 


794 


Uttar Pradesh 


400 


400 


trf 


Construction of2x500 MVA , 400/ 220 kV ; 
substation at Simbholi 


Planned 


795 


Etah - Jawaharpur TPS 220 kV D / C 


D / c 


Planned 


Uttar Pradesh 
Uttar Pradesh 
Uttarakhand 


220 
220 


D /c 


796 Jawaharpur TPS – Sirsaganj 220kVD / C 
797 | Tapovan Vishnugarh HEP - Site of 

400 / 220 Pipalkoti Switching station 400kV 
D / c line 


Planned 
UC 


400kV 


D / C 


Uttarakhand 


400kV 


D / C 


UC 


798 | Site ofPipalkoti Switching stn - srinagar 

400kV D /c line 
799 Baram ( Jauljibi) New 
800 | Ghansali New 
801 Barahamwari New 


Uttarakhand 


230 /33 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 33 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 33 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 33 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 33 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 33 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 33 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 33 


trf 


UC 
UC 


Uttarakhand 


220 /33 


trf 


Uttarakhand 


220 / 132 


trf 


UC 


Uttarakhand 


220 / 132 


trf 


| 


UC 


802 | Puhana (GIS ) 
803 | Nogaon 
804 | Mori (GIS ) 
805 Jaffarpur S /S 
806 Imlikhera (2x50 ) 
807 Harrawala (Dehradun ) (GIS ) 
808 | Baramwari (GIS ) 
809 Ghansali (GIS ) 
810 | Piran Kaliyar (GIS ) 
811 | Pantnagar ( Aug .) 
812 | LILO ofLakhwar -Dehradun at Vyasi | 
813 | LILO of Vyasi HEP - Dehradun at 

Dehradun (PG ) S / S 
814 Puhana - Imlekhera ( Pirankaliyar ) (LILO of 

Roshanabad - Puhana) 
815 | LILO of Baramwari - Srinagar at Singoli 

Bhatwari 


Uttarakhand 


220 / 132 


trf 


Planned 


Uttarakhand 


220 / 132 


trf 


Planned 


P . 


Uttarakhand 


L 


220 kV 


| 


D/ C 
D / C 


UC 
UC 


Uttarakhand 


220 kV 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


UC 


816 | Rudrapur(Brahmwani) -Ghansali- Srinagar | 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


UC 


line 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


UC 


817 | LILO ofKashipur - Pantnagar line at 

Jaffarpur 
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818 | LILO of Rishikesh -Dehradun at Harrawala 


Uttarakhand 


220 kV 


D / 
CD 


UC 


819 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


UC 


| Arakot -Mori and LILO of Arakot -Mori at 
Hanol Tuni 


820 | LILO ofMori - Dehradun line at Nogaon | 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


UC 


821 


Mori -Dehradun 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


UC 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


822 | LILO ofNandprayag -Karanprayag at 

Langrasu 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


Uttarakhand 


220 kV 


D / C 


Planned 


823 | Almora - Pithoragarh 
824 Joshimath - Kunwari Pass (Pipalkoti) 
825 | Lakhwar - Dehradun 
826 400kV D / C ( Twin Moose ) Pipalk oti HEP - | 

Pipalkoti switching station (Proposed site ) 
line 


Uttarakhand 


220 kV 


D /C 


Planned 


Uttarakhand 


400 


D / C 


Planned 


827 


Uttarakhand 


400 


D / c 


Planned 


400kV D / C ( Twin Moose ) Realignment of 
Tapovan Vishnugad HEP - Pipalkoti S / stn 
(Proposed site ) line at Pipalkoti switching 
station 


Uttarakhand 


400 


D / c 


Planned 


Uttarakhand 


400 


S / s 


Planned 


828 | Realignment of400KVD / C ( Quad ) 

Pipalkoti Substation - Srinagar line to 

Pipalkoti switching station . 
829 Establishment of400kV Pipalkoti 

switching station (Proposed site ) in 

time frame of Pipalkoti HEP 
830 | RSTPP Generation Switch yard - Chittoor 

4ook V D / C line 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


IC 


400kV 


D /C 
D / C 


UC 
UC 


400kV 


831 Toran gallu JSW -Gooty 400kV D /C line | Andhra Pradesh 
832 | Uravakonda -Mahbubnagar 400 kV Quad Andhra Pradesh 

DC Line 
833 | Uravakonda- Hindupur 400 kV DC Line | Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 
UC 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


C 


834 Uravakonda -Kondapur 400 kV DC Line 
835 Kondapur – Kurnool 400kV quad DC line 
836 400kVQMDC Line from Kurnoolto 

proposed 400KV Gani/Pany am SS . 
837 | 400kV QMDC Line from 

Jammalamadugu / Kondapuram to the 

proposed 400kV Gani/Panyam SS 
838 

400kV QMDC line from Aspiri to 400kV 

Uravakonda SS . 
839 From Proposed 400/ 220 / 132 kV Dindi SS 

to Upcoming 220 /33 kV Thimmajipet SS 
by Single Moose DC Line 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


UC 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


Planned 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


Planned 


840 From Proposed 400 / 220/ 132 kV Dindi SS 

to Existing 220 / 33 kV KM Pally SS by 

Single Moose DC Line 
841 | 400kV VTS - Sattenpalli Quad Moose DC 

line. 
842 | LILO of Vemagiri - I Sattenpali 400 kV DC 

twin lines at Elluru 400kV substation . 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


Planned 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


Planned 


843 | Elluru - Gudivada 400 kV DC Quad line . 


Andhra Pradesh 


400kV 


D /C 


Planned 
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D / C 


Planned 


844 | Gudivada - C Peta 400 kV DC Quad line . Andhra Pradesh 
845 | LILO of Sattenpali - VTS 400 kV DC line | Andhra Pradesh 

at Inavolu 


400kV 


D / C 


| 


Planned 


846 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / C 


Planned 


400KV QMDC LILO of (45KM ) 400KV | 
SS Chittoor – 400KV APGENCO 
Krishnapatnam . 


847 


Andhra Pradesh 


400kV 


D / c 


Planned 


| 400KV QMDC LILO of (45KM ) 400KV 
SS Chittoor – 400KV APGENCO 
Krishnapatnam . 


Andhra Pradesh 


400kV 


DC 


UC 


848 Maheshwaram (PG ) – Maheshwaram (AP ) 

by bus extension or by short 400K V D /c 
line - by APTRANSCO 


Andhra Pradesh 


400kV 


DC 


UC 


849 Maheshwaram (AP ) – Yeddu mailaram 

(Shankarapalli) 400k V D /c line ( to be 
established by re - alignment ofthe ‘ LILO 
of Srisailam - Mamadipalli at 
Shankarapalli’ and re- instating the 

Srisailam , Mamadipalli 400kV D /c line 
850 | LILO of Nizamabad – Yeddumailaram 

(Shankarpalli) 400K V D / c line at Narsapur 


Andhra Pradesh 


400kV 


DC 


UC 


400kV 


DC 


UC 


400kV 


DC 


uc 


851 400kV twin moose D / c line from HNPCL | Andhra Pradesh 

switchyard to the proposed KVKota S / s 
852 400kV twin moose D /c line from HNPCL | Andhra Pradesh 

switchyard to the proposed KVKota S / s 
853 400kV twin moose D / c line from HNPCL Andhra Pradesh 

switchyard to the proposed KVKota S/s 
854 400kV twin moose D /c line from proposed Andhra Pradesh 

KVKota S / s to Vemagiri S / s 


400kV 


DC 


UC 


400kV 


DC 


UC 


855 


Andhra Pradesh 


400kV 


S / C 


Planned 


Construction of 400 kV LILO line with 
Twin Moose ACSR conductor from 400 
kV Guttur-Guddadahalli SC line to 
Proposed 400 / 220 kV S /S at Gadag (Doni ) 
for a distance of 26 .798 kms in Gadag 
District . 


856 


Andhra Pradesh 


400 / 220kV 


trf 


UC 


| 400 / 220 kV Substation at Hindupur 
(3x315MVA ) 


| 


Andhra Pradesh 


400 /220kV 


trf 


UC 


857 | 400 / 220 kV Substation at Kondapuram 

(4x315MVA ) 
858 400/220 kV Substation at Uravakonda 

(4x315MVA ) 


Andhra Pradesh 


400 /220kV 


trf 


UC 


859 | 400 / 220kV Substation atGani/ Pany am 

3x500 MVA . 


| Andhra Pradesh 


400 / 220kV 


Trf 


UC 


860 


Andhra Pradesh 


400 / 220kV 


Trf 


UC 


400 /220kV Substation with 3x3 15 MVA at 
Aspiri 


Andhra Pradesh 


400 / 220kV 


Planned 


Trf 
Trf 


861 | 400 / 220 kV Dindi SS with 3 x 500 MVA | 
862 Keep provision for 400 /220 kV 

transformer with 2x500 MVA rating for 
future use in Elluru 


| 
| 


Andhra Pradesh 


400 /220kV 


Planned 


863 


Andhra Pradesh 


400 / 220kV 


Trf 


Planned 


| 2 x 315 existing transformer to be 
augmented by 2 x 500 MVA substation . 
Establishing 2 x 500 MVA , 400 / 220 kV 
Sub station at Gadag (Doni ) in Mundaragi 


864 


Andhra Pradesh 


400 / 220kV 


Trf 


Planned 
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Taluk ,Gadag District. 


865 


Andhra Pradesh 


400 / 220kV 


Trf 


UC 


Establishment ofMaheshwaram ( AP ) 
400 / 220kV substation with 2x500 MVA 
transformers 


Andhra Pradesh 


400 / 220 kV 


Trf 


Planned 


866 | Elluru 400 / 220kV substation , 2x315 MVA || 

along with associated lines & LILO 


867 


| Andhra Pradesh 


400 / 220 kV 


Trf 


Planned 


Gudivada 400 /220 /132 kV , 2x500 MVA 
substation along with associated lines & 
LILO 


868 


| 


Andhra Pradesh 


400 / 220 kV 


trf 


Planned 


Sattenpalli 400 / 220kV S / S along with 
associated lines & LILO 


Andhra Pradesh 


400 / 220 kV 


Trf 


Planned 


869 | Inavolu 400 / 220kV , 2x500 MVA 

substation along with associated lines & 
LILO 


870 


Andhra Pradesh 


400 / 220 kV 


trf 


Planned 


400 / 220kV substation at CPeta by 
APTRANSCO – as a new subs tation 
close to 765 / 400KV CPeta (under ISTS ) or 
as 400kV bus extension at 
proposed 765 /400KV CPeta ( ISTS ) for 
erecting CP eta 400 / 220kV , 
2x500 MVA transformer along with 
associated lines & LILO 
Up- gradation of220 / 132KV Rachagun neri 
SS to 400 / 220 / 132KV SS Rachagun neri 
with 2 x 315 MVA . 


871 


Andhra Pradesh 


400 / 132kV 


Trf 


Planned 


Andhra Pradesh 


220kV 


D / 
CD 


UC 
UC 


Andhra Pradesh 


220kV 


D / C 


Andhra Pradesh 


220kV 


D / C 


UC 


Andhra Pradesh 


220kV 


D / C 


872 Uravakonda - Borampalli 
873 Jammalamadugu - Porumamilla 
874 | Jammalamadugu - Chakray apet 
875 Jammalamadugu - Tirumalay apalli 
876 | LILO ofBoth ckt Puli vendula - Hindupur 

at Gollapuram 
877 | Uravakonda - Kalyanduring 
878 Garividi-Bobbi li 


UC 
UC 


Andhra Pradesh 


220kV 


D / C 


Andhra Pradesh 


220kV 


Andhra Pradesh 


220kV 


D / C | UC 

LUC 
D / 
CD UC 


D /C 


Andhra Pradesh 


220kV 


879 | LILO ofPendurthy - Gari vidi at Garividi | 
880 | Kamavarapukota - Kamavarapukota 


Andhra Pradesh 


220kV 


D / C 


Planned 


Andhra Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


881 Jammalamadugu (220kV ICT-I) 
882 | Porumamilla 


Andhra Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Andhra Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


883 | Gollapuram 
884 Tirumalayapalli 


Andhra Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


885 | Chakray apet 


Andhra Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


886 | Yellanur 


Andhra Pradesh 


220 /11 


trf 


UC 


887 


Andhra Pradesh 


220 / 11 


trf 


UC 


| Goddumarri 
888 Gaddamvaripalli 


Andhra Pradesh 


220 / 11 


trf 


UC 


889 | 400KV VTS - Sattenpalli QuadMoose DC | 


Andhra Pradesh 


400 


D / c 


Planned 


line . 


890 | LILO ofMunirabad - Davangere (Guttur ) 


Karnataka 


400kV 


D / 
CD 


UC 


400 
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400 kV S /C line at Doni 


891 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


Yermarus TPS - Gulbarga 400 kV D /C line 
with quad moose conductor 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


892 | LILO ofboth the circuits ofNelamangala – | 

Talaguppa 400kV lines to the proposed 
pooling station near CN Halli 


Karnataka 


400kV 


D / C 


С 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


893 | Terminate 400kV D / C line feeding 

400 / 220 KV station at Has san from 
Nelamangala – Talaguppa line at CN Halli 

400kV pooling station 
894 | Yermarus TPS - Bellary Pooling Station 

400kV D / C line with quad moose 

conductor 
895 Bellary Pooling Station - C .N .Hally 400kV | 

D / C line with quad moose conductor 
896 Bellary Pooling Station - New Madhu giri 

(near Tumakur ) 765 /400kV station , 400KV 

D / C line with quad moose conductor 
897 | Bellary TPS – Bellary Pooling Station 

400kV D / C line with quad moose 

conductor 
898 | De-link 400kV S / C line run ning between 

RTPS - BTPS - JSW -Guttur with ‘BTPS and 
JSW Bus so as to retain direct connectivity 
between RTPS and Guttur 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


899 JSW TPS – Bellary Pooling Station 400kV | 

D / C line with quad moose conductor 
900 | Edlapur TPS - Bellary Pooling Station 

400kV D / C line with quad moose 
conductor 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


400kV 


D / 
CD 


UC 


901 | Edlapur TPS - Yermarus TPS 400KVD / C 

line with quad moose conductor 
902 Tumakur (New Madhugiri) - Bastipura 

(Mysore ) 400kV D /C line with quad 
moose conductor 


nura 


Karnataka 


400kV 


D / C 


UC 


903 


Karnataka 


400kV 


D / C 


Planned 


KTPS Stage VII switchyard to proposed 
400 /220kV Bomman apalli SS with Quad 
Moose 400kVDC line. 


Karnataka 


400kV 


D / C 


Planned 


904 | Gulbarga - Yalwar 400kV D /C line (with 

Quad Moose ACSR Conductor ). 


905 


Karnataka 


400kV 


M / C 


Planned 


Construction of 400kVMulti circuit Quad 
Moose ACSR line for a length of 40kms 
from proposed 400 /220kV Jagalur 
substation to LILO the proposed BTPS 
CNHalli DC line at the rate of 
Rs. 350 .00Lakhs per km . 


Karnataka 


400kV 


trf 


Planned 


906 | 2 X 500 MVA , 400 /220 kV ICTs at 

Yalwar, Bijapur District 


907 


Karnataka 


400 / 220kV 


trf 


UC 


Establishment ofGulbarga 400/ 220kV 
substation 7x167 MVA ( single phase ) or 
2x500 MVA . 
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908 


Karnataka 


400 / 220kV 


Trf 


Planned 


Establishing 2 x 500 MVA , 400/ 220kV 
GIS Sub station at Jagalur in Jagalur 
Taluk , Davanagere District. 


909 


Karnataka 


400 kV 


trf 


planned 


2 X 500 MVA , 400 / 220 kV sub - station at 
Huliyurdurga in Tumkur district 
| LILO ofGadag - Lingapur at Gadag 

(Doni ) 


910 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


911 | LILO ofRTPS - Lingasugur at Mallat 

(Manvi) 
912 | Vasanthanaras apura - Antharasan ahally 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


913 


Yelanhanka CCPP - Yelanhanka (KPTCL ) 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 
UC 


914 


Karnataka 


220kV 


D / C 


915 


LILO ofNarendra -Haveri at Bidnal (GEC 
I) 
Ittagi - Kudligi (Badeladaku ) line 
Jagalur - Chitradurga 
Kolar - Malur at Somanahalli 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 
UC 


916 


Karnataka 


220kV 


D / C 


917 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


918 | Madhugiri - Pavagada line 


Karnataka 


220kV 


D / 
CD 


UC 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


919 | Vasanthanaras apura - Madhugiri 
920 | Yelanhanka (KPTCL )- Yelanhanka ( PG ) 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


921 


Gowribidnur - Mittemari 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 
UC 


Karnataka 


220kV 


D / C 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


220kV 


D / 
CD 


220kV 


D / C 


Karnataka 
Karnataka 


UC 
UC 
UC 


220kV 


D / C 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


922 LILO ofNarendra - Haveri at Haveri 

(Dharwad District ) 
923 Beeren ahalli - Thallak (Chitradurga ) 

( Balance portion ) 
924 | Bidadi - Kothi pura (Channapatna ) 
925 Kolar (PGCIL ) - Gollahalli 
926 Tubinakere - Kothipura 
927 | LILO ofGadag - Lingapur at Koppal 
928 | LILO ofShimoga - Mysore at 

Dandigan ahally 
929 | Kudgi UMPP (NTPC ) - Vajramatti 220kV | | 

s / s (Bagalkot Distt .) 
930 | Bidadi (PGCIL ) - Magadi S / S 
931 | LILO ofHoody - Kolar at Hoskote | 
932 Shanthigrama - B4 line ( near Hedanahalli | 

limits ) 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


220kV 


D / 
CD 


UC 


Karnataka 


220kV 


D /C 


UC 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


220kV 


D / C 


UC 


Karnataka 


D / C 


220kV 
220kV 


Karnataka 


D / C 


UC 
UC 
UC 


Karnataka 


220kV 


D / C 


Karnataka 


220kV 


M / C 


UC 


933 | Chitradurga - Hiriyur S / S 
934 | Honnali - Channagiri (Benkikere) 
935 Vajamangala - Kadakola 
936 | LILO of B .Bagewadi - Bijapur line at 

Kudgi 400K V STPP 
937 LILO ofSomanahalli S /S - Yerandanahalli 

at Jigani 220kV s /s 
938 Hiriyur (PG ) - Hiriyur S / S 
939 | Magadi 
940 | Chinthamani (Aug.) 


Karnataka 


220kV 


MC + D / C 


UC 


Karnataka 


220kV 


S / C 


Karnataka 


trf 


220 /66 
220 /66 


UC 
UC 
UC 


Karnataka 


L 


trf 


| 
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941 | KIADB Hardware Park Devanahalli S /S 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 
UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


trf 


UC 


Karnataka 
Karnataka 


220 /66 
220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


942 Ramanagar (Kothipura ) (2nd ICT) 
943 | Pavagada S /S 
944 | Mittemari S / S 
945 | Koramangala 
946 ITI 
947 | Kudligi (Badeladaku ) S/ S 
948 | Golahalli 

I Golahalli 
949 | Benkikere 
950 Shivanasamudram S /S 
951 | Brindavan Alloys 
952 | Kumbalgod 
953 | Hosadurga S /S 
954 Koppal S/S 
955 Mughalkod S / S 
956 | LILO both circuits of400kV Tirunelveli 

- Cochin East Quad Moose D /c feeder . 
957 | LILO one circuit of400kV Tirunelveli – 

Edamon – Cochin East Quad Moose D /c 

feeder 
958 LILO both circuits of under construction 

400KV Tirunelveli - Cochin East Quad 

Moose D / c feeder 
959 | LILO ofexisting 400kV Tirunelveli – 

Trivandrum (North ) Twin Moose D /c 
feeder 


Karnataka 


220 /66 


trf 


UC 


Karnataka 


220 / 110 


trf 


UC 
UC 


Karnataka 


220 / 110 


trf 


| 


Kerela 


400kV 


D / C 


Planned 


Kerela 


400kV 


D /C 


Planned 


Kerela 


400kV 


D / C 


Planned 


Kerela 


400kV 


D / C 


Planned 


Kerela 


400kV 


D / C 


Planned 


960 | LILO the proposed 400kV Uduppi- 

Kasarkode(Mylatti ) – Kazhikode D /C 

feeder 
961 | LILO - ing the proposed 400K V Edamon – | 

Cochin East D / C feeder 


Kerela 


400kV 


D / C 


Planned 


Kerela 


400kV 


trf 


Planned 


962 | 400kV Substations at Kottayam 
963 400kV Substations at Kollam 


Kerela 


400kV 


trf 


Planned 


Kerela 


400kV 


trf 


Planned 


964 | 400kV Substations at Edamon 
965 | 400kV Substation at Kanhirode 


Kerela 


400kV 


trf 


Planned 


Kerela 


400kV 


trf 


Planned 


966 | 400kV Substation at Ettumanoor 
967 | two transformer bays with 2x3 15MVA at 

Kollam 


Kerela 


400 /220kV 


trf 


| 


Planned 


968 


Kerela 


400 / 132kV 


Trf 


Planned 


400kV S / s at Kanhirode with a 
transformer capacity of2x315MVA 
400kV S / s at Ettumanoor with a 
transformer capacity of2x315MVA 


969 


Kerela 


400 / 132kV 


Trf 


Planned 


Kerela 


220kV 


D /C 


UC 


970 Pothencode - Kattakkada 
971 | LILO of Idukki- Udumalpet at Pallivasal 

HEP 


Kerela 


220kV 


D / C 


Planned 


972 


Tamil Nadu 


765kV 


D / C 


Planned 


| 765kV DC line from NCTPS Stage III 
switch yard to the North Chennai Pooling 
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station . (Generation at 765kV level ) 


Tamil Nadu 


765kV 


D / C 


Planned 


973 | 765kV DC line from ETPS Replacement 

switchyard to North Chennai Pooling 
station . (Generation at 765kV level) 
765kV DC line from North Chennai 
765kV pooling station to Ariyalur 
765 /400KV SS 


974 | 


Tamil Nadu 


765kV 


D / C 


Planned 


Tamil Nadu 


765kV 


D / C 


Planned 


975 | Second 765kV DC line from North 

Chennai 765kV pooling station to Ariyalur 

765/ 400kV SS 
976 765kVDC line from Ariyalur 765/400K V 

SS to the Thiruvalam PGCIL 765 /400kV 
SS . 


Tamil Nadu 


765kV 


D / C 


Planned 


Tamil Nadu 


765kV 


D / C 


977 | 765kV DC line to Ariyalur 765/400KV SS | 
978 | 765kV DC inter link to NCTPS Stage -III | 

for reliability . 


Planned 
Planned 


Tamil Nadu 


765kV 


D / c 


979 


Tamil Nadu 


765/ 400kV 


trf 


Planned 


2X1500MVA , 765 / 400K V ICTs in 
Ariyalur 


980 


Tamil Nadu 


765 / 400kV 


2X1500MVA , 765 / 400K V ICTs in 
Coimbatore 


trf 


Planned 


981 


Tamil Nadu 


400kV 


2xD / C 


Rasipalayam -Singarapet400kV 2xD / c 
line 


UC 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


982 | Kanaraptty ( TN Wind ) - Kayathar 400 

KV . 400 kV D / C Twin Mooseline . 


UC 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


983 | Tirunelveli ( TNEB ) - Tirunelveli (PG ) 

400kV D /c quad line 
984 | Thennampatti - Kayathar 400kV D /C line 
985 400KVDC Quad connectivity from ETPS 

Expansion switchyard to the 765 /400kV 
Pooling station at North Chennai. 

(Generation at 400kV level ) 
986 400kVDC Quad connectivity from 

Ennore SEZ switchyard to the 765/400k V 
Pooling station at North Chennai. 
(Generation at 400kV level) 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


987 | 400kV DC line to the North Chennai 

Pooling station . 
988 400KV DC line from North Chennai 

Pooling station to Pulian thope 400 /230kV 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


SS 


989 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


990 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


991 


LILO ofboth the circuits of Pugalur - 
Kalivantapattu 400KV DC Quad line at 
Ariyalur 
400kV DC Quad line from Udangudi to 
the Kayathar 400kV SS 
400kV DC line from Udangudi to 
Samugarengapuram 400 /230 - 110 kVSS 
400kV Quad DC line from Udangudito 
Ottapidaram 400 /230 - 11 Ok V SS 
| 400 kV DC Quad line from Ottapidaram 
to Udangudi Switchyard 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


992 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


993 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 
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994 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


400 kV D / C Quad line from Ottapidaram 
to Kamuthi 400/ 230 -110 kV Substation 


995 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


400 kV DC Quad line from Kamudhi SS 
to Karaikudi 400KV PGCIL SS 


996 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


400 kVD / C line from Udangudi 
Switchyard 


Planned 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


997 | LILO ofboth 400k V Karaikudi – Pugalur 

TANTRANSCO DC Quad line 
998 LILO of Sriperumbudur - Tiru valam 

Kolar 400 kVS/ C PGCIL line. ( In between 
Sriperumbudur & Tiruvalam 400kV 
Substation ) 


Planned 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


999 | 400 kV DC Quad line from Pulianthope to 

North Chennai Pooling Station 
1000 400 kV DC line from Pulianthope to 

Manali 400 / 230 - 1 10 kV Substation 


Tamil Nadu 


400kV 


D / C 


Planned 


1001 


Tamil Nadu 


400kV 


PST 


Planned 


500MVA , 400 / 400kV Phase Shifting 
transformer (PST) at the Pooling station to 
control the power flow on the Pooling 
station - Pulianthope 400KV DC line 
400 kV SC cable from Mylapore to 
Pulianthope 400 /230 kV SS 


1002 


Tamil Nadu 


400kV 


S / C 


Planned 


1003 


Tamil Nadu 


400kV 


S / C 


Planned 


1004 


Tamil Nadu 


400kV 


D / c 


Planned 


400 kV SC cable from Mylapore to 
Guindy 400 kV SS 
400kV DC Quad inter link between the 
ETPS Expansion and Ennore SEZ 
switchyard for reliability . 

Tirunelveli ( TNEB) ( TN 
wind/Kanarapatty ) 400 / 230 kV S /S (3x315 
MVA ) 
Anaikadavu S / s in Udumpet area with 
400 / 230 kV , 2x315 MVA 


1005 


Tamil Nadu 


400 / 230kV 


trf 


1006 


Tamil Nadu 


400 / 230kV 


trf 


1007 


Tamil Nadu 


400 / 230kV 


trf 


Rasipalayam S / s in Udumalpet area with 
(a ) 400 / 230 kV , 2x315 MVA ICT 


Tamil Nadu 


400 / 230kV 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


1008 | Thennampatti 400 /230 kV substation 
1009 Samugarengapuram 400 /230 - 110 KV 

wind Substation with 2x 
315MVA ,400 / 230K V ICTS 


400 /230kV 


trf 


Planned 


1010 


Tamil Nadu 


400 / 230 V 


trf 


Planned 


Pudukottai400 / 230- 110 kV Substation 
with 2x 315MVA ,400 /230kV ICTS 


Tamil Nadu 


400 / 230kV 


trf 


Planned 


1011 | Sholingur 400 /230 - 110 KV Substation 

with 2x 315 MVA , 400 / 230 kV ICTS 


1012 


Tamil Nadu 


400 / 230kV 


trf 


Planned 


Pulianthope 400 /230 kV Substation with 
2x 315MVA , 400 /230kV ICTS 


1013 


Tamil Nadu 


400 / 230 V 


trf 


Planned 


Mylapore 400 /230 kV Substation with 2x 
315MVA , 400 /230 KV ICTS 
Establishment ofPavoorchatram 400kV 
S / s 


1014 


Tamil Nadu 


400 / 230kV 


trf 


Planned 


1015 


Tamil Nadu 


400 / 220kV 


trf 


Planned 


Kamuthi 400 / 230 - 1 10 kV Substation for 
Solar Power injection with 3x 315MVA 
400 / 230KV ICTS 
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Tamil Nadu 


400 / 220kV 


trf 


1016 | 2x500 MVA ICTs at Villupuram (Ginjee ) | 

400kV S / S 


Planned 


Tamil Nadu 


400 /220kV 


trf 


| 


Planned 


1017 Establishment of400 / 220kV substation 

with 2x500 MVA transformers at 

Edayarpalayam 
1018 | Thappagundu 400/ 110 KV (5x200MVA ) | 

S / s in Theni area 


Tamil Nadu 


400 / 110kV 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


400 /110kV 


trf 


Tamil Nadu 


400 / 110kV 


trf 


1019 | (b ) 400 / 110kV , 2x200 MVA ICT 
1020 | (b ) 400 / 110 kV, 2x200 MVA ICT 
1021 | Thennampatti 400 /110 kV, MVA ICT 
1022 Kamuthi 2x200 MVA , 400 /110KV ICTS 


UC 
UC 
UC 


Tamil Nadu 


400 / 110kV 


trf 


Tamil Nadu 


400 / 110kV 


trf 


Planned 


1023 


Tamil Nadu 


400 / 110kV 


trf 


Planned 


Samu garengapuram 2x200 MVA , 
400 / 110KVICTS 


1024 Pudukottai 2x200MVA , 400 / 110KV ICTS 


Tamil Nadu 


400 / 110kV 


trf 


Planned 


Tamil Nadu 


400 / 110kV 


trf 


Planned 
planned 


Tamil Nadu 


1025 | Sholingur 2x200 MVA , 400 /110KVICTS 
1026 LILO ofone circuit of the Kaythar - 

Karaikudi 400KV D /C line ( with Quad 
MooseACSR Conducuted ) at Konthagai 


400 kV 


D / c 


I 


Tamil Nadu 


400 kV 


D / c 


| 


planned 


Tamil Nadu 


400 kV 


trf 


planned 


1027 Virudhnagar (765 /400kV substation ) - 

Konthagai. 400kV D / C line 
1028 | Konthagai 400/ 230 / 110KV substation with 

2X500 MVA transformation capacity 
1029 | 2nd ICT at Alamathy 400 / 230 - 1 10kV 

substation in Chennai . 


Tamil Nadu 


400 kV 


trf 


UC 


1030 


Tamil Nadu 


400 kV 


trf 


planned 


Koyambedu 400 /230 kV substation , 2x500 
MVA 


Tamil Nadu 


400 kV 


trf 


planned 


1031 | Neyveli 400/ 230 kV Substation (2x500) 
1032 | 400 /230 kV , 2x500 MVA ICT at 765/ 400 

KV Ariyalur Substation 


Tamil Nadu 


400 kV 


trf 


planned 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 /110 


trf 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


230 /110 


trf 


1033 | Oragadam (3rd Auto ) s /s 
1034 | Kumbakkonam ( JICA ) S /S 
1035 | Central CMRL ( GIS) ( JICA ) 
1036 | Valayapatty 
1037 Eachangadu S / S 
1038 Mondipatty ( 1x80 ) 
1039 | Jambunathapuram 
1040 | Anuppankulam (Enhancement from 

1x100 - 1x60 ) 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


Tamil Nadu 


trf 


230 / 110 
230 / 110 


UC 
UC 
UC 


Tamil Nadu 


trf 


1041 | Pudukkottai ( Additional Transformer) 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


1042 | Savas apuram 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


1043 | Pudukkottai ( Aug) ( 160 - 100) 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 
UC 


1044 


PorurGIS 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 
trf 


Tamil Nadu 


230 / 110 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


1045 | Sembatty (Aug ) (160 - 100 ) (GEC - I) 
1046 Kanchipuram S / S 
1047 | Uddanapally S/ S 
1048 | TNEB HQ ( GIS ) ( JICA ) S/ S 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 
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Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 /110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


1049 | Tirupur ( JICA ) 
1050 Shenpagapudur ( JICA ) 
1051 | Sathumadurai 
1052 Samayanallur S / S 
1053 | Membalam (GIS ) 
1054 | Mambalam (GIS ) 
1055 Kongal Nagaram 
1056 | Thirupattur S /S 
1057 | Narimanam S / S 
1058 | Sankarapuram S / S 
1059 | Neyveli S /S 
1060 | Keezh akuppam 
1061 | Karuppur 
1062 | Thuvakudy S/ S 
1063 | Vinnmangalam (2x100 to 2x160 ) 
1064 Kadapperi ( 3x100 + 3x160 ) 
1065 | Arani (3x80 to 4x80 ) 
1066 Alagarkoil (2x100 + 3x100 ) 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


| 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


1067 


Taramani (3x100 + 3x160 ) 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 /110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


Planned 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


Planned 


1068 | Poolavady 
1069 Kalivelampatty 
1070 | Erode 
1071 Thiruvanmiyur 
1072 | Kondagai 
1073 | Usilampatty 
1074 | K .Pudur 
1075 | LILO ofMettur - Karimangalam at 

Dharmapuri S /s 
1076 | Mylapore - Tharamani (UG Cable) 
1077 | PH Road - Koyambedu (UG Cable ) 


Tamil Nadu 


230 /110 


trf 


Planned 


Tamil Nadu 


230 / 110 


trf 


Planned 


Tamil Nadu 


220kV 


D /C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


1078 


Kamudhi - Kavanoor 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


Tamil Nadu 


220kV 


D /C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


1079 | LILO of Alandur - Alagarkoil at 

Mondipatti 230 Kv S /S 
1080 LILO of Arasur - Palladamat Tiruppur 
1081 | Koladi - PH Road ( Alamathy - 

Koyembedu ) 
1082 Tondiarpet - Basin Bridge (UG Cable ) 
1083 | Thiruverkadu - Ambattur 3rd Main road 

S / S ( UG Cable ) 
1084 Vyasarpadi - Puliant hoppe (UG Cable) 
1085 | LILO of Arasur - Karamadai at 

Shenbagapudur S / S 
1086 | LILO of Thiruvarur - Kadalangudi at 

Kumbakonam 
1087 | LILO ofUlundurpet - Villupuramline at 


Tamil Nadu 


220kV 


D / 
CD 
D /C 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


| 


220kV 


DICUC 


UC 
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Cuddalore 


Tamil Nadu 


220kV 


1088 | LILO ofMyvadi - Othakkalmandapam 

feeder at Anaikadavu 400 KV SS 


D / 
CD 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


1089 Veeranam - Kodikurichi line atKundah 
1090 | Kayathar - Tuticorin 
1091 | LILO ofShoolagiri - Karimanagalam at 

Uddanapalli 
1092 Neyveli 230/ 110kV SS to the existing 

Thiruvannamalai and Cuddalore feeders . 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


1093 | Neyveli - TS - II to the proposed Neyveli 

230 / 110 KV SS 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


C 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


1094 NNtps to the proposed Neyveli 230 /1 10 

KVSS 
1095 | Sholinganallur - KITS 
1096 | Cuddalore - Veerapuram ( SP Koil ) Via 

Neyveli. 
1097 | Kavanoor - Karaikudi (Existing) 
1098 | LILO ofExisting Paramathi - Alun dur at 

Valayapatty 
1099 | LILO ofthe exisiting 230 kV Ingur - 

Kurukathi - Palladam feeder at sanctioned 

Rasipalayam 400 kV S / S 
1100 LILO ofthe exisiting 230 kV Myvady - 

Kurukathi - Pugalur feeder at sanctioned 

Rasipalayam 400 kV SS 
1101 Shoolagiri - Hosur S /s 
1102 LILO ofSriperumbadur - Arni at 

Sunguvarchatram 
1103 | LILO ofMyvady - Pugalur at Kurukathi 
1104 LILO in the existing Dharmapuri 

( Palavadi) 400 kV SS to the proposed 

Uddanapally 230 kV SS 
1105 | LILO of Tonidapet - Mylapore at TNEB 

HQ (UG Cable ) 
1106 LILO of existing 230 kV Shoolagiri - 

Vinnamangalamline at the proposed 

Tirupattur 230kV SS 
1107 | Dharmapuri (Palavadi) - U danapally 230 

KVSS 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D /C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


idu 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


1108 | Kamudhi s /s - Tiruchulis/ s 

(Muthuramlingapuram ) - Ckt- II 
1109 | LILO in 230 kV Othakalmandapam - 

Palladam at the proposed Edayarpalayam 
400 kV SS 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / 
CD 


UC 


1110 LILO in 230kV Othakalmandapam 

Ponnapuram at the proposed 

Edayarapalayam 400 kV SS 
1111 | LILO in the existing 230 kV Pasu malai - 

Alagarkoil at the proposed Samay anallur 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 
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230 kVSS 


1112 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


С 


LILOofSriperumbudur- Kadapperi at Porur 
230KV SS (UG ) Kadapperi to Porur 
(OH + UG ) 
LILO the existing 230kVP .P Nallur - 
Thanjavur at proposed Narimanam 230 kV | 
SS 


1113 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


L 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


1114 LILO the existing 230kVP. P .Nallur - 

Thiruvarur at the proposed Narimanam 230 

KVSS 
1115 | Ottiyambakkam - Omega 
1116 | Ottiyambakkam - Kits S /s 
1117 LILO in the existing 230 kV Neyveli TS -I 

Tiruvannamalai at Sankarapuram 230 kV 
SS 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


M / C 


UC 


1118 | LILO the existing 230 kV Alundur - 

Thanjavur at the proposed Thuvan kudy 


1119 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


Rohini theatre take off structure to CMRL 
Koyambedu 230kV GIS S /s (230 kV UG 
cable ) 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


1120 Dharmapuri (Palavady) - Gurubarapally 
1121 | Karuvalur - Shenbagapudur line 
1122 | Veeranam - Abishekapatty (PGCIL ) 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


1123 


Veeranam - Kodikurichi 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


Tamil Nadu 


220kV 


SIC 
S/ C 


UC 
UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


uc 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


1124 | Arasur - Gobi 
1125 | Karaikudy - Sembatty 
1126 Koyambedu 230kV AIS - Guindy 230 kV 

GIS 
1127 | Guindy - Porur GIS (Cable ) 
1128 | Villupuram - Ulundurpet 
1129 | Guindy - R .A .Puram S /S 
1130 Kilpauk - CMRL Central Jail 
1131 | Ingur - Arasur (PGCIL ) 
1132 | Basin Bridge - TNEB HQ (UG Cable ) 
1133 | CMRL Central 230 kV SS to Pulianthope 

400 kV SS (UG Cable ) 
1134 CMRL Central Jail to proposed Mambalam 

230kVGIS SS (UG Cable ) 
1135 | Basin Bride - Pulianthope (UG Cable ) 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


idu 


l 


S / C 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C 


Planned 


1136 Vellalavidhuthi 400 kV SS to Nemmeli 

Thippayakudy 230 kV SS 
1137 | Sriperumbudur -Korattur (Changing of 

conductor) 
1138 Veeranam - Tirunelveli (PG )(GEC -I) 
1139 | Checkanurani - Sembatty feeder 
1140 | Palladam - Ingur 
1141 Ulundurpet 230 kV SS to the proposed 

Sankarapuram 230 kV SS 


Tamil Nadu 


220kV 


UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C on D /C 
S /C on D / C 
S /C on D / C 


Tamil Nadu 


220kV 


UC 
UC 
UC 


Tamil Nadu 


220kV 


S / C on D / C 
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Tamil Nadu 


220kV 


S /C on D /C 


UC 


1142 | LILO of Dharmapuri (Palavadi) 400 kV SS 

to the proposed Tirupattur 230 kVSS 


1143 


Tamil Nadu 


220kV 


S /C on D / C 


UC 


Vellalaviduthi400 kV SS to Mondipatti 
230 kV SS 
Vellalaviduthi400 kV SS to Thuvakudy 
230 kV SS 


1144 


Tamil Nadu 


220kV 


S /C on D / C 


UC 


1145 


Tamil Nadu 


Vellalaviduthi to the existing Puduk ottaai 
230 kV SS 


220kV 


S /C on D / C 


UC 


Tamil Nadu 


220 /66 


trf 


Tamil Nadu 


220 /33 


trf 


UC 
UC 
UC 
UC 


Tamil Nadu 


220 / 110 


trf 


Tamil Nadu 


220 / 110 


trf 


Tamil Nadu 


220 / 110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


220 /110 


trf 


UC 


Tamil Nadu 


220 / 110 


trf 


| 


UC 


1146 Devigarh (Aug.) ( 2nd Addl.) 
1147 | RA Puram (GIS ) UG ( JICA ) 
1148 Taramani (4th Auto Trf) 
1149 | Omega Industrial Estate s /s 
1150 | Singarapet ( Enhancement from 3x50 to 

2x160 MVA and shifting of SS to new 

location indide the SS premises) 
1151 | Muppandal 
1152 | Singapuram S /S (ICT- II ) 
1153 | Nemmali thippiyakudi (2x100 + 3x100 ) 
1154 Uppur - Virudhnagar 765k V D /C line 
1155 | Virudhunagar - Coimbatore 765kV D /C 

line 
1156 | 2X1500MVA , 765/ 400K V ICTs at 

Virudhanagar 
1157 | Virudhnagar - Kayathar 400kV D /C li ne 
1158 Virudhnagar -Kamuthi400kV D /C line 
1159 | Virudhnagar - Thappagundu 400kV D /C 

line 


Tamil Nadu 


220 / 110 


trf 


UC 


Tamilnadu 


765kV 


D / c 


UC 


Tamilnadu 


765kV 


D /c 


UC 


Tamilnadu 


765kV 


trf 


UC 


Tamilnadu 


400kV 


D / c 


UC 


Tamilnadu 


400kV 


D /c 


UC 


Tamilnadu 


400kV 


D / c 


UC 


Telangana 


400kV 


D / C 


Planned 


Telangana 


400kV 


D /C 


Planned 


1160 Manuguru TSGENCO plantswitchyard to 

proposed 400 /220kV Bommanapalli SS 

with Quad Moose 400 kV DC line . 
1161 Proposed Damaracherla Switchyard to 

| Proposed 400 / 220/ 132 kV Choutuppal SS 

by Quad Moose Dc Line 
1162 Proposed Damaracherla Switchy ard to 

Proposed 400 / 220kV Dindi SS by Quad 
Moose Dc Line 


Telangana 


400kV 


D / C 


Planned 


1163 


Telangana 


400kV 


ard to 


D / 
CT Planned 


1164 


Telangana 


400kV 


D / C 


Planned 


Proposed Damaracherla Switchyard to 
Proposed 400 / 220 kV 
Maheswaram ( TSTRANSCO ) SS by Quad 
Moose Dc Line 
Proposed Damaracherla Switchy ard to 
Proposed 400/ 220kV Jangaon SS ( Jangaon 
SS is included in the Manuguru and KTPS 
VII Evacuation Scheme )by Quad Moose 
Dc Line 
Manuguru TSGENCO plantswitchyard to 
proposed 400 /220kV 
Bommanapalli SS with Quad Moose 400 
kV DC line. 


1165 


Telangana 


400kV 


D / c 


Planned 
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Telangana 


400kV 


D / c 


Planned 


1166 | LILO ofboth circuits of 400 kV Srisailam 

-Mamdipally DC line at 
Dindi 400 / 220kV S /S . 


Telangana 


400kV 


D / C 


Planned 


LILO of both circuits ofMalkaram 
Vijaywada 400kV DC line at 
Suryapeta 400kV S / S instead ofLILO of 
only one circuit 
From proposed 400 / 220kV Bomman apalli 
SS to upcoming Suryapet 400/ 220/ 132kV 
SS by Quad Moose 400kV DC line 


1168 


Telangana 


400kV 


DC 


Planned 


1169 


Telangana 


400kV 


DC 


Planned 


From proposed 400 / 220kV Bommanapalli 
SS to proposed 400 /220kV Jangaon SS by 
Quad Moose 400kV DC line - about 
120kms 


Telangana 


400kV 


DC 


Planned 


Telangana 


400 / 220kV 


Trf 


| 


Planned 


Telangana 


400 / 220kV 


Trf 


Planned 


1170 From proposed 400 / 220kV Jangaon SS to 

proposed 400kV Tippapur LI SS by Quad 

Moose 400kV DC line –about70kms. 
1171 400 /220 /132 kV Chou tuppal SS with 3 

X500 MVA + 2 x 100 MVA 
1172 | 400 /220 kV Bommanapalli SS with 2 x 

315 MVA 
1173 | 400 /220 kV Jangaon SS with 3 x500 MVA 
1174 | Augmentation at Malkaram SS 
1175 | Augmentation at Shankarpally SS 
1176 | LILO of Chillakallu S/ S - Narketpally line 

at Huzurnagar S /S 


Telangana 


400 /220kV 


Trf 


| 


Telangana 


400 kV 


Planned 
planned 
planned 

UC 


Telangana 


400 kV 


trf 


Telangana 


220kV 


D / C 


1177 


Telangana 


220kV 


D / C 


UC 


LILO ofShadnagar - Yeddu mailaram at 
Yeddumailaram 


Telangana 


220kV 


D / C 


UC 


220kV 


D / C 


UC 


Telangana 
Telangana 


220kV 


D / C 


UC 


Telangana 


220kV 


D /C 


UC 


Telangana 


220kV 


D / C 


UC 


| 


220kV 


D / C 


UC 


Telangana 
Telangana 


220kV 


DC UG cable 


UC 


1178 | Mamidipally S / s - M /s K . S . K . Photo Voltaic 

near Fabcity Ravirala ( V ) 
1179 | Veltur- Thimmajipet 
1180 | LILO ofBhoothpur - Kalwakurthy at 

Thimmajipet 
1181 | LILO of Bhoothpur - Kalwakurthy at 

Thimmajipet (Ckt- II) 
1182 Yeddumailram - Pargi 
1183 | Chilakallu - Narketpally 
1184 | Marripally common point- Hayatnagar S /S 

XLPE cable 
1185 LILO ofboth Ckt. of Suryapet - 

Shankarpally (ckt- II ) Kethireddypalli 

(Manikonda) SS 
1186 Budidampadu (PG ) - Budidampadu 
1187 | Huzu magar S / S 
1188 | Dichpally (Aug.) 
1189 | Narsapur ( ICT- II ) (160 MVA ) 
1190 | Narsapur (ICT- I) (100 MVA ) 
1191 | Manikonda S/S 
1192 | Jangaon S / S 

| 


Telangana 


220kV 


M / C 


UC 


Telangana 


| 


220kV 


S / C 


UC 


Telangana 


220 / 132 / 33 


trf 


UC 


Telangana 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


UC 


Telangana 
Telangana 
Telangana 
Telangana 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


220 /132 


trf 
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Chhattisgarh 


400 / 220 


trf 


1193 | Jagdalpur S /s 
1194 | Dhamtari S / s 


trf 


400 / 220 
220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 


220 / 132 


trf 


UC 
UC 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


UC 


400 


D / C 


400 


D / C 


220 


D / C 


UC 


220 


1195 | Borjhara 
1196 | Kawardha s/ s 
1197 | Dharsiwa s/ s 
1198 | Narayanpur s /s 
1199 Dherdehi (Bilaspur) s/s 
1200 Jagdalpur 
1201 Raita - jagdalpur 
1202 LILO ofboth Ckts of400 kV Raita - 

Jagdalpur D / C at Dhamtari 
1203 | Raipur - Doma 
1204 | Mungeli - Kawardha 
1205 | DCDS Barsoor - Jagdalpur line 
1206 | Korba ( E ) - Vishrampur 2nd Ckt. 
1207 | Dhamtari -Gurur DCDS line 
1208 LILO ofGurur - Barsoor at Narayanpur 
1209 LILO ofMopka - Bharatpur at Dherdehi 

( Bilaspur ) (on Multi circuit tower ) 
1210 | LILO ofMopka - Siltara at Dherdehi 

( Bilaspur) (on Multicircuit tower) 
1211 | Mungeli - Kawardha DCDS line 
1212 | LILO of Bhatapara - Doma at Rita (400kV || 

S /s ) 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 


220 


D / C 


UC 


220 


UC 


220 


D / 
CD 
DIC 
D / 
CD 


UC 


220 


UC 


Chhattisgarh 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


Chhattisgarh 
Chhattisgarh 


220 


D / C 


Planned 


1213 


LILO ofMopka - Siltara line at Raita . 


220 


D / C 


Planned 


Chhattisgarh 
Chhattisgarh 


1214 


220 


D / C 


Planned 


Raita - Rakhi DCDS line on multi ckt 
tower 


1215 


Chhattisgarh 


220 


M / C 


LILO Urla - Khedamara (Bhilai) at 
Borjhara 


UC 


1216 


Bemetera - Mungeli line 2nd circuit 


220 


S / C 


Planned 


1217 | Vaghchippa s/s 


Chhattisgarh 
Dadra & Nagar 

Haveli 


220 /66 


trf 


| 


UC 


Daman & Diu 


220 /66 


trf 


UC 


Daman & Diu 


220 


D / C 


UC 


Daman & Diu 


| 


D / C 


1218 | Ringanwada s /s 
1219 | Magarwada (PG ) - Magarwada 
1220 | Magarwada - Ringan wada 
1221 | Tuem GIS 
1222 Ponda s /s ( Addl. ) 
1223 | Saligao 
1224 | Verna GIS 


220 
220 / 33 


UC 
UC 


Goa 


trf 


Goa 


220 / 33 


trf 


UC 


Goa 


220 / 33 


trf 


UC 


Goa 


220 / 110 


trf 


UC 
UC 


1225 | Kadamba GIS 


Goa 


220 / 110 


trf 


Goa 


220 / 110 


trf 


| 


UC 


1226 | Tivim (3rd Trf.) (Aug .) 
1227 | Colvale - Tuem 


Goa 


220 


D / C 


UC 


1228 


Colvale - Kadamba - Verna - Cuncolim 


Goa 


220 


D / C 


UC 


line 


1229 


Ponda - Verna 


Goa 


220 


M / C 


UC 
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400 /220 


trf 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


400 / 220 


trf 


400 / 220 


trf 


1230 Chharodi (GIS ) S /s 
1231 | Bhachunda (GIS ) S / s 
1232 | Up-gradation of 220 KV Vav to 400 KV 

level (GIS) 
1233 | Fedra S / s 
1234 | Bhogat S / s 


400 / 220 


trf 


Gujarat 
Gujarat 


400 / 220 


trf 


1235 


Kalavad S / s 


Gujarat 


400 / 220 


trf 


1236 


Achhalia S / s 


400 / 220 


trf 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


trf 


400 / 220 
400 / 220 


trf 


Gujarat 


400 / 220 


trf 


| 


400 / 220 


trf 


400 / 220 


trf 


| 


220 /66 


trf 


| 


UC 
UC 


220 /66 


trf 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 /66 


trf 


UC 
UC 


220 /66 


trf 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


1237 | KV Prantij S /s 
1238 | Shapar S/s 
1239 Keshod GIS S / s 
1240 | Pipavav S /s 
1241 | Chhara S / s 
1242 | Vallabhipur S /S 
1243 | Bhestan S /S 
1244 | Bechraji S/ S 
1245 | Zagadia 
1246 | Ukai (Hydro ) 
1247 | Sanand 
1248 | Sachin (Talangpore ) 
1249 | Botad s/ s 
1250 Bhat (Aug ) (2x160 - 100 ) 
1251 | Jamnagar ( Aug )(160 - 100) 
1252 | Tappar (Aug ) 
1253 | Radhanpur ( Aug) 
1254 | Santej S /s 
1255 | Moti Gop S/ S 
1256 | Chiloda S /s 
1257 | Barejdi S /s 
1258 | Bagodara S / s 
1259 | Amod (up -gradation of66 kv to 220 kv - 

Hybrid ) 
1260 | Kawant S / s 
1261 Wankaner S / S (Dist . Rajkot) (GEC -I) 
1262 | Vadala 
1263 | Prantij S / S 


UC 


trf 


UC 


220 /66 
220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 /66 


trf 


UC 
UC 


220 /66 


trf 


220 /66 


trf 


IC 


Gujarat 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


Gujarat 
Gujarat 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


1264 


| Khambhalia S / S 


220 /66 


trf 


1265 | Kerala S / S 


220 /66 


trf 


UC 
UC 
UC 
UC 


1266 


Kalawad 


220 /66 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


trf 


trf 


220 /66 
220 /66 


trf 


UC 


1267 | Kalavad S /S 
1268 | BhachundaGIS (Dis . Kutch ) 
1269 | Babara (Dist . Amreli ) S /S 
1270 | Kalavad GIS ( Dist . Jamnagar ) 


220 /66 


trf 


UC 
UC 


220 /66 


trf 


| 
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1271 | Zalod S / s 


Gujarat 


220 /66 


trf 


UC 


1272 | Talaja S / S 


220 /66 


trf 


1273 | Rupkheda (Zalod ) S /s 


220 /66 


trf 


UC 
UC 
UC 


1274 


Gondal S / S 


220 /66 


trf 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


UC 


220 /66 


trf 


Planned 


1275 | Dhanaj S / S 
1276 | Bhogat GIS (Dist . Jamnagar) 
1277 | Rajkot- II S /S 
1278 | Olpad S / s 
1279 | Halol S /s 
1280 | Bil S / s 


Gujarat 


220 /66 


trf 


Planned 


220 /66 


trf 


Planned 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 /66 


trf 


Planned 
Planned 


1281 


220 /66 


trf 


| 


Chiloda ( up - gradati on of 132 kv to 220 kv 
GIS ) 


220 /66 


trf 


Planned 


1282 
1283 


Balasinor S /s 
Bagasara S / S 


Gujarat 
Gujarat 


220 /66 


trf 


Planned 


1284 


Gatrad S / S 


220 / 132 /66 


| 


Gujarat 
Gujarat 


trf 
trf 


220 / 132 


UC 
UC 
UC 
UC 


220 / 132 


1285 Shapur s /s 
1286 | Gotri 
1287 | Limbdi (Aug ) ( 150 -50 ) 
1288 Wankaner S / S (Dist . Rajkot) (GEC -I) 


trf 


Gujarat 
Gujarat 


220 / 132 


trf 


220 / 132 


trf 


Gujarat 
Gujarat 


1289 


Saria 


220 / 132 


trf 


trf 


1290 | Babara (Dist. Amreli ) S /S 
1291 | Vadavi - Halvad line 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 / 132 

400 
400 


D /C 
D /C 


1292 


LILO of 400 KVS/ C Adani - Hadala line 
at Halvad 


1293 


Gujarat 


400 


LILO one ckt of400 KV D / C Kosamba - 
Chorania line at Chharodi s/s 


D / C 


400 


D / C 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


400 


D / C 


400 


D / C 


Gujarat 


400 


400 


D / C 


Gujarat 


400 


D / C 


1294 | Varsana - Halvad (Quad Moose ) 
1295 | Kasor - Amreli line (Quad Moose ) 
1296 | LILO ofone circuit of 400 KVD /C Ukai - 

Kosamba line at Vav S /s 
1297 | LILO ofone circuit of 400 KV D /C Jhanor 

- Navsari line at Vav S / s 
1298 LILO ofboth circuits of400 KV D /C 

Mundra – Zerda line at Charanka 

substation 
1299 | Bhachunda - Varsana line 
1300 Shapar - Fedra line (twin moose ) 
1301 | Hadala - Shapar line ( Twin Moose ) 
1302 | LILO ofone cktof400 KV D / C Kosamba | 

- Chorania at 400 KV Fedra 
1303 | LILO ofone ckt of400 KV D / C Halvad - 

Vadavi line at Chharod I s /s 


at 


| 


400 


D / C 


400 


D / C 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


400 


D / C 


400 


D /C 


Gujarat 


400 


D / C 


1304 


Bhogat - Kalavad line 


400 


D / C 


Gujarat 
Gujarat 


1305 


400 


D / C 


LILO ofboth circuits of 400 KVD /C 
Essar - Hadala line at Kalavad s /s 


414 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Gujarat 


400 


D / C 


1306 | LILO ofboth circuits of proposed 400 KV 

D / C Kasor - Amreli line at Fedra s /s 


Gujarat 


400 


D / C 


Gujarat 


400 


400 


D / C 


1307 LILO of400 KVS/ C SSP - Asoj line at 

Achhalia S /s ( Twin moose ) 
1308 | LILO of400 KVS/ C SSP -Kasor line at 

Achhalia S /s ( Twin moose ) 
1309 | LIL O ofone ckt of proposed 400 KV D /C 

Wanakbori - Soja line at Prantij S / s 
1310 | Sankhari - Prantij D /C 
1311 | Bhachunda - Bhuj Pool (PG ) line 


Gujarat 


400 


D / C 


Gujarat 


400 


D / C 


Gujarat 


400 


D /C 
D /C 


1312 


Chhara - Keshod line 


400 


Gujarat 
Gujarat 


1313 


400 


D /C 


| LILO ofone ckt. of Vadavi - Zerda at 
Veloda (Sankhari ) 
Kosamba - Achhalia 


1314 


400 


D / C 


1315 


Kalavad - Kesod 


400 


D / C 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


400 


D / C 


220 


2xD / C 


UC 


1316 | Pipavav - Amreli 
1317 LILO of Both cktofTebhda - Nyara line at 

Moti Gop S / S (M / C line AL - 59 ) 
1318 LILO ofChorania - Salejada at Bagodara 

S / s 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


UC 
UC 


220 


D / C 


1319 | LILO of Tappar -Hadala line at Vondh S /s 
1320 Jamnagar - Hadala 
1321 | LILO ofHaldarwa-Zaghadia Line to 

Jhanor 
1322 | LILO ofone ckt of Akrimota - Nakhatrana | 

line at Bhachunda 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 


1323 


Gujarat 


220 


D / C 


Vyankatpura - Waghodia (765kV PGCIL ) 
line 


UC 


1324 


Gujarat 


220 


D / C 


LILO ofboth ckt. Tebhda - Rajkot line at 
Kalavad S / s 


UC 


1325 


220 


D / C 


UC 


LILO of Jamnagar - Jetpur line - II at Sikka 
LILO ofone ckt. Vyankatpura - Achhalia 
line at Kawant 


Gujarat 
Gujarat 


1326 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


1327 | LILO of Amreli - Dhasa line at Botad 
1328 Gavas ad - Bhayali (DFCC ) line 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


1329 | LILO of Shivalkha - Nanik hakhar at 

Kukma 


UC 


1330 | Radhanpur - Sankhari line 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 
UC 


1331 


Termination ofone Achhalia - Jambuva 
line at Jarod 


Gujarat 


220 


D /C 


220 


D / C 


UC 


1332 Vadodara (PG ) - Vyankatpura line 
1333 | Bhogat - Ranavav line ( AL - 59 ) 
1334 | LILO of Karmsad - Vartej at Dhuvaran 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


| 


220 


D / C 


UC 
UC 


220 


D / C 


1335 | LILO ofone circuit of 220kVD / C 

Kadana - Godhara line at 220kV Zalod 
S / S 


1336 | Pirana (PG ) - Barejadi line 


Gujarat 


220 


| 


D/ C 


| 


UC 
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220 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


D / 
CD 
D / 
CD 


220 


UC 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 


220 


UC 


D / 
CT 
D / 
CT 


220 


UC 
UC 


220 


D / C 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 


D / C 


UC 


220 


1337 | Vadavi - Sanand (DFCC ) line 
1338 Hazaira (GSEC ) - Mota 
1339 LILO ofLalpar - Sartanpar line at 

Wankaner S / s on M / C tower by 
dismentalling ofexisting 132 kv S /C 

Lalpar -Wankaner line 
1340 | Vadodara (PG ) - Jambuva line 
1341 | Chorania - Salejada line (AL - 59 ) 
1342 LILO of Achhaliya - Jambuva line at 

Vyankatpura (Jarod ) S /S 
1343 | BECL (Padva) - Botad line 
1344 | Chorania - Botad 
1345 | Gavasad - Salejada line 
1346 Kheralu - Dharewada (DFCC ) line 
1347 | LILO of Karams ad - Vartej at Fedra 
1348 LILO ofone ckt Kasor - Gavasad line at 

Gotri S / s 
1349 LLO of 220 kv Vadavi - Chhatral line at 

Santej S / s 
1350 Soja - Joumang (DFCC ) line 
1351 | Vadavi - Chhatral 
1352 | LILO ofone ckt Gandhinagar TPS - 

Chhatral line at Vadavi ( AL -59 ) 
1353 | LILO of Vadavi - Chatral at Santej 

(Dhanaj) 
1354 | LILO ofone ckt ofHadala - Sartan par line 

at Wankaner (M /C tower by replacement 

of existing 132 kV towers) ( AL - 59 ) 
1355 Bhatia - Bhogat line (AL -59) 
1356 Bhogat -Moti Gop line (AL - 59 ) 


D / C 


UC 
UC 


220 


D / C 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 


| 


220 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 


220 


D / C 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 
220 


D / C 
D / C 
D / 
CD 


UC 


1357 | LILO ofMorbi - Hadala at Tankara 


220 


UC 


1358 


Amreli - Babara line (AL -59) 


220 


D / C 
DICT 


UC 
UC 


13591 Bhatia - Kalavad line 


220 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


1360 


Halvad -Sadla line 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 


1361 | Kalavad - Kangasiali line 
1362 | LILO of Chorania - Gondal at Rajkot-II 
1363 | LILO of Chorania - Gondal at Shapar 
1364 | LILO of Hadala - Sartanpar - Halvad at 

Tankara 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 
UC 


Gujarat 


220 


D / C 


1365 | LILO of Jambuva - Karams ad at Asodar 


Gujarat 


D / C 


UC 


220 
220 


D / C 


1366 | LILO of Jamnagar - Jetpur line-I at Sikka 
1367 | LILO of Jetpur - Rajkot at Metoda 


Gujarat 
Gujarat 


220 


D / C 


UC 
UC 
UC 


1368 


Gujarat 


220 


| 


D / C 


LILO of Savarkundla - Visavadar at 
Bagasara S / s 


220 


1369 | LILO of Tappar - Hadala at Navlakhi 
1370 | LILO of Ukat ( TH ) - Achhalia at Achhalia | 


Gujarat 
Gujarat 


| 
L 


D / 
CD UC 
D / C I U C 


220 


416 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 


1371 | LILO of Vadavi - Chhatral line at Santej 

S / s 


1372 


Nanikhakhar - Varsana - Chitrod 


Gujarat 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 
UC 


220 


D / C 


1373 | Palanpur - Amarigadh (DFCC ) line 
1374 | Palitana - Talaja 
1375 Pirana (PG ) - Gatrad 
1376 Prantij - Agiyol 
1377 | Prantij - Dhan sura 
1378 | Shapar - Babara line (AL -59 ) 


220 


D / C 


UC 


Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 
Gujarat 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


1379 


Suva - Achhalia 


220 


D / C 


UC 
UC 
UC 


220 


D / C 


220 


D / C _ 


UC 


1380 Termination ofGPEC - Haldarva at 

Achhalia 
1381 Vadavi - Viramgam 
1382 | Varsana - Bhachau 
1383 | Amreli - Maglana line 
1384 Choraniya - Viramgam 
1385 | Hadala - Rajkot- II 


Gujarat 
Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


D /C 


Planned 


Gujarat 
Gujarat 


220 
220 


D / C 


Planned 


1386 | Halvad - Charadva 


Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


1387 | Jasdan - Gondal 


Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


1388 | Keshod - Keshod 


Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


Gujarat 


220 


D / C 


1389 | Keshod - Timbdi 
1390 Keshod - Visavadar 
1391 LILO of Bhatia - Kalav ad - Kangasiyali at 

Khambhalia - II 


Planned 


Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


1392 


Babara - Gondal - II line 


Gujarat 


220 


D / C 


Planned 


1393 


| Fedra - Botad 


Gujarat 


220 


D /C 


Planned 


Gujarat 


220 


1394 | LILO ofboth circuit Nyara - Thebda line at 

Kalawad S / S 


M / C 


1395 


Gujarat 


220 


| LILO ofKasor - Vartej and Karamsad - 
Vartej at Pachchaam 


M / C 


1396 


Gujarat 


220 


| LILO of both ckt. ofMobha -Mangrol at 
Amod 


M / C 


1397 


Gujarat 


220 


M / C 


LILO of 220kV GSEG - Mora - Kimline 
at 220kV Velanja 


1398 


Gujarat 


220 


M / C 


LILO of 220kV Vapi - Tarapur line at 
220kV Sarigam 


1399 


Gujarat 


220 


MC + D / C 


LILO of Sankhari- Jangral at Veloda 
( Sankhari ) 


400 / 220 


trf 


1400 | Badnawar Substation 
1401 Sagar Substation 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


400 / 220 


trf 


400 / 220 


trf 


1402 | Mandsaur Substation 
1403 | Ujjain Substation 
1404 | Bina Substation 


Madhya Pradesh 


400 / 220 


trf 


Madhya Pradesh 


400 / 220 


trf 
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1405 | Chhegaon 


Madhya Pradesh 


400 / 220 


trf 


Madhya Pradesh 


400 / 220 


trf 


1406 | Bhopal 
1407 Balaghat /Kirnapur Substation 


Madhya Pradesh 


400 / 132 


trf 


trf 


UC 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


220 /33 
220 /33 


trf 


UC 


1408 Suwasara (Gujarkhedi) S /s 
1409 Ramnagar Pahad Rewa Pooling S /s 
1410 Barsitadesh Rewa Pooling S/s 
1411 Badwar Rewa Pooling S / s 


220 / 33 


trf 


UC 


220 / 33 


trf 


UC 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


1412 | Adampur 


220 / 33 


trf 


UC 


1413 


Morena (new ) s /s 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


1414 
1415 


Mangliya S / s 
Pandhurna S / S 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


1416 Shahdol (Upgradation ) 
1417 Betul (Addl.) 
1418 Suwasara S /S 
1419 | Sailana (GEC -I) 


Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


1420 | Kanwan (GEC - I ) 


Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


1421 | Jaora (Upgradation ) (GEC -I) 
1422 | Upgration ofDepalpur 132 Kv S/s 220kv 

with 1x160MVA 


Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


UC 


1423 


Madhya Pradesh 


220 / 132 


trf 


Upgradation of Chapda 132K v S/sto 
220kv with 1x160MVA 


С 


220 / 132 


trf 


UC 


1424 | Kukshi S / S 
1425 | Sendhwa (GEC -I) 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


220 / 132 


UC 


trf 
trf 


1426 


| Gudgaon (GEC - I) 


Madhya Pradesh 


220 / 132 


UC 


Madhya Pradesh 


400 


D / C 


1427 | LILO of Bhilai - Seoni for Balaghat 400 

kV S / s DCDS 


Madhya Pradesh 


400 


1428 | LILO ofboth ckt Nagda - Rajgarh at 

Badnawar 400 kV S /s DCDS 


D / C 


1429 | Indore(PG ) - Ujjain 400 kV D /C 


Madhya Pradesh 


400 


D / C 


| 


Madhya Pradesh 


400 


D /C 


1430 | LILO ofone ckt ofKhandwa - Rajgarh 

line at Chhegaon 400 kV S / s 


400 


D / C 


400 


trf 


1431 LILO ofone ckt ofSatna (PG ) - Bina (PG ) Madhya Pradesh 

400 KV at Sagar S/ s 
1432 | Malwa ( TPS- II ) - Pithampur 400KV s/s | Madhya Pradesh 
1433 | Pithampur - badnagar 400KV S / s 

Madhya Pradesh 
1434 Nagda - Ujjain S/s 

Madhya Pradesh 
1435 | Nagda - Mandsaur S /s 

Madhya Pradesh 
1436 | Astha - Ujjain 400 kV S / s 

Madhya Pradesh 


400 


trf 


400 


trf 


400 


trf 


400 


trf 


1437 | 400 kV Betul s/ s - 220kV Betul s/ s 


Madhya Pradesh 


220 


| 


UC . 


D/ C 
D / C 


1438 | LILO of 2nd Ckt. Damoh - Sagar line at 


Madhya Pradesh 


220 


UC 
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Damoh S / s 


1439 


220 


D / C 


UC 


LILO of 2nd Ckt. ofBansagar - Satna line | Madhya Pradesh 
at Kotar 


220 


D /C 


UC 


220 


D / C 


1440 | LILO ofone ckt. ofSatna (MPPTCL ) - 1 Madhya Pradesh 

Chhaterpur line at Satna (PGCIL ) 
1441 LILO ofIndore - Indore - II (Jaitpura ) line | Madhya Pradesh 

at Mangliya S /s 
1442 | LILO ofone Ckt.Malanpur - Mehgaon | Madhya Pradesh 

line at CWRTL (Adani) S / s 


UC 


220 


D / C 


UC 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 


1443 Gwalior (PG ) - Gwalior (MP) - 2nd 

circuiting 
1444 | Morena (Adani) -Morena (MP ) 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 
UC 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


1445 | LILO of2nd Ckt. Birsinghpur - 

Amarkantak line at Shahdol S /s 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


uc 


1446 | LILO of 2nd Ckt. of Itarsi (MP) - 

Hoshangabad (PG ) at Itarsi ( PG ) line 


1447 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


LILO of Both ckt Badod - Kota - Modak at 
Suwasara S / s 


VC 


220 


D /C 


UC 


1448 | Badwar PS - PGCIL S /s 

Madhya Pradesh 
1449 | LILO of second ckt.Nagda - Neemuch line | Madhya Pradesh 

at Daloda s /s 


220 


D / C 


UC 


1450 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 


Morena (400kV S / s CWRTL Adani 
Group ) - Sabalgarh DCDS line 


220 


D / C 


UC 


1451 Badnawar - Kanwan line (GEC -I) 
1452 | Kanwan - Dhar line (GEC - I) 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 


220 


D / C 


UC 


1453 | LILO ofRatlam - Daloda line at Jaora 

(GEC -I) 


1454 Julwaniya - Sendhwa (GEC - I) 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 


220 


D / 
CD 


1455 
1456 


Betul - Gudgaon (GEC - I) 
Neemuch - Ratangarh line (GEC - 1) 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


UC 
UC 


220 


D / C 


1457 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 


LILO ofboth ckt. Nagda - Neemuch at 
Mandsaur S / s (GEC - I) 


1458 


Julwaniya - Kukshi 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


UC 


1459 | LILO of both Ckt. ofBadnagar- Ratlam At 

Badnawar 400 kV S / S 


220 


220 


D / C 


1460 | LILO ofone Ckt ofAshta - Dewas line at | Madhya Pradesh 

220 kV SIS Chapda S/S 


UC 


1461 | Pithampur -Depalpur 


220 


D / C 


UC 


Madhya Pradesh 
Madhya Pradesh 


1462 


| Shujalpur - Narsinghgarh Line 


220 


D / C 


UC 


Madhya Pradesh 


220 


220 


D / C 


1463 | Mandsaur ( Sitamau ) - Marut Shakti Pool | 

(GEC - I) 


Planned 


1464 


Sailana - Ratlam switching (GEC -I ) 


Madhya Pradesh 


220 


D / C 


Planned 


1465 | Satna - Chhatarpur ( 2nd ckt) 


Madhya Pradesh 


220 


S / C 


UC 


1466 


Establishment of2X500 MVA , 400 /220 


Maharashtra 


400 /220 


trf 
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KV Kharda Substation 


1467 


Maharashtra 


400 / 220 


trf 


1468 


Maharashtra 


400 / 220 


trf 


1469 


Maharashtra 


400 /220 


trf 


kV Hiniewaal SUUS LALION 


Establishment of2X500 MVA , 400 /220 
kV Nashik substation 

Establishment of2X500 MVA , 400 /220 
kV Balsane substation 
Establishment of2X500 MVA, 400 /220 

radi substation 
Installation of 400 /220kV 315 MVA ICT 
at Chakan S /s 
Installation of 400 /220kV 3X167MVA 
ICT at Jejuri S /s 
Establishment of6X167 MVA , 400 /220 
kV Tembhurni substation 


1470 


Maharashtra 


400 / 220 


trf 


1471 


Maharashtra 


400 / 220 


trf 


1472 


Maharashtra 


400 / 220 


trf 


1473 


Maharashtra 


400 / 220 


trf 


Establishment of2X500 MVA , 400 /220 
kV Padghe- II (Kudus ) substation 
Installation of 400 / 220 kV 3X167MVA 
ICT at Kalwa S / s 


1474 


Maharashtra 


400 / 220 


trf 


trf 


220 / 33 
220 / 33 


trf 


Maharashtra 
Maharashtra 
Maharashtra 
Maharashtra 


UC 
UC 
UC 
UC 


220 / 33 


trf 


220 / 33 


trf 


Maharashtra 


220 / 33 


trf 
trf 


Maharashtra 


220 / 33 


Maharashtra 


trf 


220 / 33 
220 / 33 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


Maharashtra 


trf 


220 / 33 


trf 


Maharashtra 
Maharashtra 


trf 


Maharashtra 


220 / 33 
220 /33 
220 / 33 


trf 


UC 


Maharashtra 


trf 


UC 


Maharashtra 


220 / 33 


trf 


Maharashtra 


220 / 33 


trf 


trf 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 / 33 
220 / 22 


trf 


220 / 22 


Maharashtra 
Maharashtra 


trf 
trf 


220 / 22 


1475 Mhaisal s / s ( Addl ) 
1476 | Bhokardhan ( 2nd Trf.) 
1477 | Kharghar S /s 
1478 | Mhaisal s /s ( Addl- 2) 
1479 | Beed ( Aug.) 
1480 | Waluj ( Aug .) ( 100 -50 ) 
1481 | Anjangaon S / S 
1482 | Mendhegiri (Wind ) 
1483 | Krishnoor S / S 
1484 Parbhani (Addl) 
1485 Wardha - I T / F 
1486 Ner (Watfali ) T / F s / s 
1487 | Five Star MIDC T/ F 
1488 | SICOM Chandrapur Add1 T/ F 
1489 Chamorshi T/ F 
1490 Vile Bhagad s / s (ICT- II ) 
1491 | Airoli Know ledge Park s /s 
1492 | Hinjewadi Trf repl. ( 100 -50 ) 
1493 Theur s / s (Addl.) 
1494 | Temghar Replacement T /F 
1495 Hinjewadi - II 
1496 | Vasai T/ F 
1497 | Uppalwadi S/ S 
1498 Mankapur S / S 
1499 | Chinchwad - II (Addl- ICT) s / s 
1500 | Warud S /S 
1501 | Malegaon S / S 
1502 | Yawatmal (Addl ICT) 
1503 | Miraj (Aug .) (200 - 100 ) 
1504 | Bhugaon (Addl.) 
1505 | Jalna MIDC (Nagewadi ) 
1506 | Ahemednagar (Kedgaon ) (Addl.) 
1507 Jalkot 
1508 | Jalkot ICT- II 
1509 | Viroda ICT 
1510 Shahada Add1 ICT 


UC 

UC 
Planned 

UC 
UC 
UC 
UC 
UC 

UC 
Planned 

UC 
Planned 


Maharashtra 


trf 


Maharashtra 


trf 


220 / 22 
220 / 22 
220 / 22 
220 / 22 


trf 


Maharashtra 
Maharashtra 


trf 


Maharashtra 


trf 


220 / 132 / 33 
220 / 132 / 33 


Maharashtra 


trf 


Maharashtra 


trf 


220 / 132 
220 / 132 


UC 
UC 


Maharashtra 


trf 


220 / 132 


trf 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 / 132 


Maharashtra 


220 / 132 


trf 
trf 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


Maharashtra 


220 / 132 


Maharashtra 


220 / 132 


trf 


Maharashtra 


220 / 132 


trf 


trf 


UC 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 / 132 
220 / 132 


trf 


UC 


220 / 132 


Maharashtra 
Maharashtra 


trf 
trf 


UC 
UC 


220 / 132 
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Maharashtra 


220 / 132 


UC 


Maharashtra 


trf 
trf 
trf 


UC 
UC 


Maharashtra 


220 / 132 
220 / 132 
220 / 132 
220 / 132 


trf 


UC 


Maharashtra 
Maharashtra 


trf 


UC 


220 / 132 


trf 


UC 


Maharashtra 
Maharashtra 


trf 


Planned 


220 / 132 
220 / 132 

400 


trf 


Maharashtra 
Maharashtra 


Planned 


D / C 


Maharashtra 


400 


D /C 


Maharashtra 


400 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D /C 


Maharashtra 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D / C 


1511 | Pimpalgaon S/ S 
1512 | Malkapur - ICT s /s 
1513 | Chitegaon (Repl ICT ) 
1514 Jamner (Kekatnimbhora ) ICT 
1515 | Chalisgaon Add ICT 
1516 Narangwadi ICT 
1517 | Karanja ICT 
1518 New Pardi S / S 
1519 LILO on 400 kV Parli (PG ) - Pune ( PG ) 

at Kharda S / s 
1520 | LILO of400 kV Bhusawal - Aurangabad 

ckt - II at Aurangabad ( Thaptitanda ) 
1521 LILO oftwo ckts of400 kV Bhadravati - 

Chandrapur- I at Chandrapur - II . 
1522 | LILO on 400 kV Chandrapur I – Parli line 

at Warora 
1523 Sinnar (IPP ) - Nashik D /C Line 
1524 LILO of both ckt of 400 kV Dhule – 

Sardar Sarovar D / C line at 400 kV Balsane 

Pooling S /s 
1525 LILO ofone ckt of400 kV Koyana 

Lonikand DC line at 400 kV Jejuri 
1526 LILO ofone ckt of 400kV Lonikand - 

Jejuri DC line at 400 kV Hinjew adi 
1527 LILO on both circuits of 400 kV Parli 

(PG ) - Pune ( PG ) DC line at Lonikand - II 
1528 LILO of400 kV Karad – Lonikand line at 

Jejuri S / s 
1529 Solapur PG - Lamboti 400 kV line 
1530 | LILO on 400 kV Solapur ( PG ) - Karad SC 

line at 400 kV Tembhurni s / s 
1531 | LILO ofboth circuitof400 kV Tarapur - | 

Padghe D / C at Padghe – II (Kudus) 
1532 Babhleshwar – Kudus D / C Quad line 
1533 | LILO on Both circuits of Waluj - Jalna at 

Taptitanda s /s 
1534 Warora - Wardha - II (Bhugaon ) 
1535 | Chandrapur MIDC - Ballarshah (Ckt- II ) 
1536 | Balapur - Malegaon line Ckt.- I 
1537 Phaltan - Walchandnagar 
1538 Shirpur Power Plant - Amalner line 
1539 | Malegaon -Kalwan 
1540 | Akola - Anjangaon line 
1541 | LILO on Babhaleshwar - Alephata at 

UTSL C -Gen Plant line 
1542 LILO on existing Phaltan - Walchand nagar 

at CSSK Bhavaninagar line 
1543 Aurangabad - II - Jalna MIDC (Negewadi) 
1544 | LILO on Vita - Pandharpur line for 

Varkule - Malwadi Solar (M /s . Giriraj 

Solar ) 
1545 | Chandrapur - II - Chandrapur MIDCO 

Tadali ) 
1546 Kumbhargaon (Nanded ) - Krishnoor line 

ckt .- II 


Maharashtra 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D / C 


Maharashtra 


400 


D / C 


400 


D / C 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 


2xD / C 


UC 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 
220 


D / C 
D / C 


UC 
UC 


Maharashtra 


Maharashtra 


220 
220 
220 
220 


Maharashtra 
Maharashtra 


D / C 
D / C 
D / C 
D / C 
D / C 
D / C 


UC 
UC 
UC 
UC 
UC 
UC 


220 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 


Maharashtra 


220 


D / C 


UC 


Maharashtra 


220 


D / 
CD 
D / C 


UC 
UC 


Maharashtra 


220 


Maharashtra 


220 


D / C 


UC 


Maharashtra 


220 


220 


D / C 


UC 
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Maharashtra 


220 


220 


D / C 


UC 


Maharashtra 


line 


220 
220 


D / C 
D / C 


Maharashtra 


UC 
UC 
UC 
UC 


D / C 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 
220 


D / C 


Maharashtra 


220 


D / C 


UC 


Maharashtra 


220 


D / C 


UC 


1547 | LILO on 220kV Deepnagar - Amalner at 

Viroda 
1548 Partur - Nagewadi line 
1549 | Balapur - Malegaon line (Ckt- II ) 
1550 Nanded (Kumbhargaon ) - Jalkot line 
1551 | Nanded (Kumbhargaon ) - Nanded 

(Waghala ) Ckt.- II 
1552 | Khaperkheda- II- Khaperkheda -I 

( Reorientation work of one ckt.) 
1553 | LILO ofPandharpur - Malinagar at 

Bhalwani S / S 
1554 Eklahare - Pimpalgaon 
1555 | Kumbhari S / S - Bale 
1556 LILO on Padghe - Wada at Kudus 
1557 | Kalmeshwar - Warud 
1558 | LILO of Tarapur - Borivli at Boisar II 
1559 LILO on both ckt Parli - Harangul line at 

Parli (PG ) 
1560 | Nagothane - Wadkhal 
1561 Wardha (PGCIL ) - Ghatodi 
1562 Georai - Thapti Tanda s /s 
1563 Koradi II - Butibori 


220 


220 


D / C 


Maharashtra 
Maharashtra 


UC 


D / C 


UC 


220 
220 


D / C 


Maharashtra 
Maharashtra 


UC 
UC 


220 


D / C 


220 


D / C 


UC 


Maharashtra 
Maharashtra 


220 


D / C 


UC 


220 
220 


Maharashtra 
Maharashtra 
Maharashtra 
Maharashtra 
Maharashtra 


D /C 
D / C 
D / C 


UC 
UC 
Planned 

UC 


220 


220 


D / C on M / C 


220 


D / C on M / C 


UC 


1564 | LILO on two ckts Bois ar ( M ) - Borivalli at 

Kudus 
1565 Kalwa - Borivali 


Maharashtra 


220 


M / C 


UC 
UC 


Maharashtra 


220 


М / С 


Maharashtra 


220 


M / C 


UC 


Maharashtra 


220 


M / C 


UC 


Maharashtra 


220 


M / C 


UC 


Maharashtra 


M / C 


Maharashtra 


220 
220 
220 


M / C 


UC 
UC 
UC 


Maharashtra 


M / C 


1566 LILO of Bhugaon - Warora - I at Warora 
1567 | Kopargaon tap - Babh aleshwar 
1568 LILO ofone Ckt. of 220kV Kolshet -Wada 

line and Padghe -Wada line on M / C towers 

at 400 kV Kudus S / S 
1569 | LILO ofone ckt. Paras - Balapur at 

Malkapur s /s 
1570 | Uppalwadi - Mankapur 
1571 | Uppalwadi - New Pardi 
1572 | 220 kV M / C LILO ofone Ckt. of220 kV 

Tarapur - Borivali and Boisar-Ghodbandar 

line on M / C toweres at 400kV Kudus S / S 
1573 | LILO on two ckts Boisar - bori valli at 

Boisar 
1574 LILO of Parli - Osmanabad line at Parli 

(PG ) 
1575 Badnera - Ner (Loni/Renkapur) 
1576 | LILO of2nd ckt Bhigwan - 

Walchandnagar at LoniDeokar s/s (Ckt.- 

II ) 
1577 | Boisar ( PG )-Wada 
1578 Kandalgaon - Dasturi SCDC line 


Maharashtra 


220 


M / C 


UC 


Maharashtra 


220 


S / C 


UC 


220 


UC 


Maharashtra 
Maharashtra 


S / C + D / C 
S /C on D / C 


220 


UC 


Maharashtra 


220 


S / C on D / C 


UC 


Maharashtra 


220 


S / C on D / C 


UC 
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CHAPTER - 8 


PERSPECTIVE TRANSMISSION PLAN UPTO 2027 


8 . 1 


BACKGROUND 


8 . 1 . 1 


A perspective transmission plan for 20 years ( 2014 - 2037 ) was prepared in August 2014 by CEA in association with CTU 
and POSOCO . The objective ofthe plan was to present a broad outline ofthe requirement oftransmission system in the 
Indian grid in next 20 years. While this perspective plan has set up broad contour forthe transmission requirement in the 
next 20 years, it was desired that detailed analysis for the immediate time- frame of 2021 - 22 may be carried out. 


8 . 1 . 2 


Classically, the need for development of transmission system arises from new generation additions, increase in demand and 
general system strengthening for better reliability . These development goals are achieved based on a definite implementable 
“ transmission plan ’. ‘ Advance National Transmission Plan for Year 2021 -22 was prepared by CEA and submitted to the 
Ministry ofPower vide letter no . 200 /15 / 2016 - PSPA - II/ 32 on 18th January - 2016 . The National Electricity Plan that would 
cover detailed generation addition programme and transmission expansion plan for five -year plan period 2017 - 22 has been 
prepared . 


8 . 1 . 3 


In the absence of affirmative information aboutnew generation additions beyond 2021 - 22 , the expected growth in load 
demand may serve as driving factor for a perspective transmission plan . Accordingly , a ‘ Perspective Transmission Plan for 
the period 2022 -27 has been prepared based on initial indications ofpeak load demand projections and consequential 
generation addition requirements . 


8 . 1 . 4 


A perspective plan ofnext 5 years , in the Indian context , can provide some information on possible growth ofbroad inter 
regional transmission corridors . 


8 . 2 


THE PERSPECTIVE PLAN 


8 . 2 . 1 


This report covers broad transmission corridors capacity requirement during the plan period ( 2022 – 2027 ) . The generation 
plants that may come up in these 5 years ( 2022 -27) are not known. The all - India peak demand is expected to rise from the 
current level of 161GW to about 226GW by 2021 - 22 and to about 298GW by 2026 - 27 . 
The state -wise load growth and state -wise generation capacity additions ofvarious fuel types i.e. coal,Gas nuclear, hydro , 
etc . to serve the load demand are also required to assess transmission corridors capacity requirement. 
ASSESSMENTOF DEMAND : 


8 . 2 . 2 


8 . 3 


8 . 3 . 1 


Demand assessment is an essential prerequisite for planning of generation capacity addition and associated transmission 
infrastructure required to meet the future power requirement ofvarious sectors ofour economy . The type and location of 
power projects to be planned in the system is largely dependent on the magnitude, spatial distribution as well as the 
variation of demand during the day , seasons and on a yearly basis . Therefore , reliable planning for generation and 
transmission capacity addition for future is largely dependent on an accurate assessment ofthe future demand . 


8 .3 .2 


In the 19th Electricity Power Survey report (prepared based on inputs from and consultation with Stake -holders in the 
Power Sector in the country ), the demand for electricity both in terms of peak electric load and electrical energy 
requirement has been projected . Asper 19th Electric Power Survey (EPS ) Report , the peak electricity demand 2026 -27 is 
given below : 


Sta 


UTs 


2026 - 27 


97182 


94825 


83652 


Northern Region 
Western Region 
Southern Region 
Eastern Region 
North - Eastern Region 
Total All India (AI Peak ) 


35674 


6710 


298632 


[ TT III - QUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


423 


8 .3 .3 


In addition to above , following peak exportable demand ofneighbouring countries in SAARC region has also been 
assumed . 


2026 -27 


Neighbouring Country 
SAARC Exports 
Bangladesh 


1500 


Nepal 


400 


Sri Lanka 


Pakistan 


500 


SAARC Exports 


2400 


Total All India + SAARC 


301032 


8 .4 


ASSESSMENT OF GENERATION CAPACITY : 


8 . 4 . 1 


Generation capacity addition during a five-year plan and the type-wise and region -wise (including the possible exportable 
capacity in neighbouring countries ) for terminal year 2026 - 27 assumed for the purpose for this report are given below : 


8 .4 . 2 


Generation Capacity for Year 2026 - 27 : 


Enllaruinoceneration canacity includino 1 

ACIL Y , TIIVI 


mportable generation capacity within SAARC countries , has been assumed for 


Following generation car 
the terminal year of2026 -27 : 


(all figures in MW ) 


Northern 


54763 


25971 


4420 


71911 


158139 
203810 


Western 


106492 


7987 


4640 


85369 


Southern 


56066 


12819 


94626 


168617 


7820 
O 


Eastern 


44770 


7338 


19833 


71739 


North Eastern 


2593 


16909 


| 9186 
63301 


0 
16880 


| 2611 

274350 


ALL INDIA 


264683 


619214 


Bangladesh 


Nepal 


10000 


10000 


SriLanka 


Pakistan 


Bhutan 


O 


14482 


14482 


0 
| 0 


0 
0 


SAARC Total 


24482 


24482 


Total 


264683 


87783 


16880 


274350 


643696 
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2026 -27 Installed Capacity 619 GW 


RES 


Thermal 


Nuclear 


Hydro 
10 % 


8 .5 


A total picture of Load and Generation Capacity : 
A relative growth of generation capacity with respect to the load demand , for the five-year plan period ending in 2021-22 
and 206 - 27 is depicted below . The higher growth in the Installed capacity is due to the assumption of higher Renewable 
energy capacity addition. The RE capacity not only has low PLF (about 20 % ) but also is not available during peak hours . 
The solar power is not available during the peak hours of( 6 - 9 pm ), and the wind is available only during April -September 
months . Thus RE contributes lesser towards meeting the energy demand and the peak load demand . 


zon 


619 


600 


480 


500 


400 


299 


300 


226 


200 


1 .00 


Installed capacity 


demand 


Installed capacity demand 

2026 - 27 


2021- 22 


8 .6 


ASSESSMENT OF TRANSMISSION CAPACITY REQUIREMENT : 


8 .6 .1 


The projection of generation and demand projection under different scenarios as estimated above for 2021- 22 , 2026 -27 
time - frame are being used to find out the demand - generation , surplus-deficit analysis for each region and for each quarter of 
the year. 
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8 .6 . 2 


The variation in generation dispatch and availability has been worked out for each quarter of the terminal year 2026 - 27 and 
would be discussed in subsequent paragraphs ofthis report . 


8 .6 . 3 


In all of these analyses , following peak demand variation has been assumed for the five regions for each of the four 
quarters : 


Region 


Q - 1 


Q - 2 


Q - 3 


Q - 4 


NR 


98 . 2 % 


91 .7 % 


100 .0 % 
92 .6 % 


93 .5 % 
96 . 2 % 


WR 


93 . 9 % 


100 .0 % 


SR 


93 . 9 % 


91 . 4 % 


90 . 9 % 


100 . 0 % 


ER 


93 . 7 % 


95 .7 % 


94 .6 % 


100 .0 % 
99. 9 % 


NER 


94 . 8 % 


100 .0 % 


100 . 0 % 


100 .0 % 


Bangladesh 
Nepal 
SriLanka 


100 .0 % 
100 . 0 % 


100 . 0 % 


96 . 0 % 
100 .0 % 
100 .0 % 
100 .0 % 
100 .0 % 
100 .0 % 


100 .0 % 


100 . 0 % 


100 . 0 % 
100 .0 % 
100 .0 % 
100 .0 % 


Pakistan 


100 . 0 % 


100 . 0 % 
100 .0 % 


Bhutan 


100 .0 % 


8 . 6 . 4 


On the basis of the demand and supply position , the requirement offlow ofpower between various regions hasbeen worked 
out. The transmission corridors between the regions including the SAARC countries have been indicated which may be 
required to meet the need of the power transfer among various regions. The capacity of transmission corridors, thus 
assessed are based on only empirical analysis and therefore, are only indicative in nature. 
Transmission corridor capacity requirement for 2026 -27 


8 . 7 


The quarter -wise demand - supply surplus/deficit for the year 2026 -27 is given below : 
First Quarter (i.e. Q1 of 2026 - 27 ) : 


8 . 7 .1 


Generation dispatch factors 


Thermal 


RES 


Northern 
Western 


73 % 
73 % 
73 % 
73 % 
73 % 
73 % 


Hydro 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 


Southern 
Eastern 
North Eastern 
Bangladesh 
Nepal 
SriLanka 
Pakistan 
Bhutan 


Nuclear 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 


20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 


73 % 
73 % 
73 % 
73 % 


50 % 
50 % 
50 % 
50 % 


80 % 


LOAD GENERATION BALANCE ANALYSIS (ALL FIG . IN MW ) 


Thermal 


Hydro 


Nuclear 


RES 


Total 


Demand 


surplus / deficit 


Northern 

39922 
Western 

77633 
Southern 

40872 
Eastern 

32637 
North Eastern 1890 
ALL INDIA 192954 
Bangladesh 
Nepal 

0 
SriLanka 
Pakistan 

0 
Bhutan 

| 0 
SAARC Total 10 
Total 

192953 


0 


95433 
89041 
78549 
33427 
6361 
302810 
1500 
400 


12985 3536 

14382 70826 
3994 3712 

17074 102412 
6409 6256 

18925 72463 
3669 

3967 40272 
4593 

522 7006 
31651 13504 54870 292978 
0 

0 

0 
5000 0 

5000 
10 000 

0 

TO 100 
7241 0 

7241 
12241 0 

| 0 

12241 
43891 13504 54870 305219 


0 


- 24607 
13372 
-6087 
6846 
645 
- 9832 
- 1500 
| 4600 
0 
-500 
7241 
9841 
9 


0 


o 


0 


500 


0 


2400 
305210 
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8 .7 .2 


Second Quarter (i. e. Q2 of 2026 - 27 ) : 


Generation dispatch factors 


Thermal 
68 % 


Nuclear 
80 % 


Northern 
Western 
Southern 


68 % 
68 % 


80 % 
80 % 


Eastern 
North Eastern 
Bangladesh 
Nepal 
SriLanka 
Pakistan 


68 % 
68 % 
68 % 
68 % 
68 % 
68 % 
68 % 


Hydro 
65 % 
65 % 
65 % 
65 % 
65 % 
65 % 
65 % 
65 % 
65 % 
65 % 


80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 


RES 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 


Bhutan 


LOADGENERATION BALANCE ANALYSIS (ALL FIG . IN MW ) 

The Surplus /deficit for various regions is calculated as given below : 


Thermal 


Hydro 


Nuclear 


RES 


| 


Total 


Demand 


surplus/deficit 


37074 
72095 


97182 
87808 


16881 
| 5192 

8332 
| 4769 
| 5971 


- 25308 
10265 
-4988 


37956 


Northern 
Western 
Southern 
Eastern 
North Eastern 
ALL INDIA 
Bangladesh 
Nepal 
SriLanka 
Pakistan 


3536 
3712 
6256 

0 
TO 

13504 


14382 71874 
17074 | 98073 
18925 71470 
3967 39045 
522 8249 
54870 288710 


30309 
1755 
179190 


76458 
34140 
6442 
302029 
1500 


4905 
1807 


41146 


- 13319 
- 1500 


0 


| 0 


6500 


400 


6100 


0 


0 
O 


TO 


0 
-500 


500 


0 
T0 

0 
0 

0 
| 54870 


6500 
0 
0 
9413 
15913 . 3 
304623 


Bhutan 


9413 


0 


9413 


SAARC Total 


15913 . 3 


| 


0 


2400 


13513 


O 
179190 


Total 


57058 


13504 


304429 


193 


8 .7 .3 


Third Quarter (i.e. Q3 of 2026 - 27 ) : 


Generation dispatch factors 


Northern 
Western 
Southern 
Eastern 
North Eastern 
Bangladesh 
Nepal 
SriLanka 
Pakistan 
Bhutan 


Thermal 
| 77 % 
77 % 
77 % 
| 77 % 
77 % 
77 % 
77 % 
77 % 
77 % 
77 % 


Hydro 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 


Nuclear 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 


RES 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 


LOAD GENERATION BALANCE ANALYSIS (ALL FIG . IN MW ) 

The Surplus /deficit for various regions is calculated as given below : 


1 


Northern 
Western 
Southern 


Thermal 
41893 
81466 
42890 


Hydro 
12985 
3994 
6409 


| Nuclear 

3536 
3712 
6256 


RES 
| 10787 
12805 
14194 


Total 
69201 
101977 
69750 


Demand 
90865 
91222 
76040 


surplus / deficit 
- 21664 
10756 
-6290 
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34249 
1984 
202482 
0 
0 


3669 
4593 
31651 
0 
5000 


10 
0 
13504 


2975 
392 
41153 
0 
O 
O 


0 


Eastern 
North Eastern 
ALL INDIA 
Bangladesh 
Nepal 
SriLanka 
Pakistan 
Bhutan 
SAARC Total 
Total 


| 0 


40892 
6969 

288789 
| 0 

5000 
10 
10 
7241 
12241 
301030 


33748 
6710 
298584 
1500 
400 
0 
500 
O 
2400 
300984 


7145 
259 
-9795 
- 1500 
4600 
0 
- 500 
7241 
9841 
46 


0 


0 


O 


0 


O 


0 
| 0 


O 


0 


0 
7241 
12241 
43891 


0 


202482 


13504 


41152 


8 . 7 .4 


Fourth Quarter (i.e. Q4 of 2026 -27 ) : 


Generation dispatch factors 


Thermal 


RES 


84 % 
84 % 
84 % 
84 % 


Hydro 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 


Nuclear 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 


Northern 
Western 
Southern 
Eastern 
North Eastern 
Bangladesh 
Nepal 
SriLanka 
Pakistan 


84 % 
84 % 


15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 
15 % 


84 % 
84 % 
84 % 
84 % 


80 % 
80 % 
80 % 
80 % 
80 % 


40 % 
40 % 
40 % 


Bhutan 


40 % 


80 % 


LOADGENERATION BALANCE ANALYSIS (ALL FIG . IN MW ) 
The Surplus /deficit for various regions is calculated as given below : 


Thermal 


Hydro 


Nuclear 


RES 


Total 


Demand 


surplus/ deficit 


Northern 


46001 


10388 


3536 


10787 


70712 


89116 


- 18404 


Western 


89453 


3195 


| 3712 


12805 


| 109166 


94825 


14341 


Southern 


47095 


5127 


6256 


14194 


| 72673 


| 83652 


-10979 


Eastern 


37606 


2935 


0 


2975 


43516 


35674 


7842 


North Eastern 


2178 


3675 


392 


6244 


6703 


-459 


ALL INDIA 


222334 


25320 


| 13504 


41153 


302311 


309970 


- 7660 


Bangladesh 


To 


10 


O 


1500 


- 1500 


Nepal 


4000 


4000 


400 


3600 


SriLanka 


0 


0 


Pakistan 


To0 


10 


10 


500 


-500 


Bhutan 


5793 


0 


5793 


0 


5793 


SAARC Total 


0 


9792 


10 


9792 . 8 


2400 


7392 .8 


Total 


222333 


35113 


| 13504 


41152 


312103 


312370 


| - 266 
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8 .7.5. 


Accordingly , the transmission capacity requirement for 2026 -27 may be assessed as given below : 


NER 


158139 


$ 9201 -71874 


IANT 


15474 


073 - M 9156 
14341 


83642 
69750 -72673 


8 . 8 


CONCLUSION : 


8 . 8 . 1 


The transmission corridor capacity requirements have been worked out based on advance estimates ofpeak load demand 
and preliminary assessment ofregion -wise generation addition possibility during 2022 - 27 . There is need to enhance hydro 
generation capacity in Northern and Southern regions to reduce the requirementoftransmission systemin inter-regional 
corridors . 


8 . 8 . 2 


It is seen that the renewable energy sources contribute very less towards meeting peak load requirements. In view oflarge 
RE capacity addition being proposed , during 2022 -27 , there is need to review ,explore and adopt different approach to 
maintain load -generation balance and operation of grid . 


8 . 8 . 3 


As detailed in the report , the transmission capacity requirements considering export /import for various regions for the 
period 2022 - 27 is summarized below : 


Region /SAARC 


2026 -27 (MW ) 


Northern 


-25308 


Western 


14341 


Southern 


- 10979 


Eastern 


7842 


1807 


North -east 
All INDIA 


- 13500 


Bangladesh 


- 1500 
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Nepal 


6100 


Sri Lanka 


Pakistan 


-500 


Bhutan 


9400 


SAARC Total 


13500 


8 .8. 4 


The transmission capacity requirements are sensitive to load growth and generation addition as sumptions,especially when 
load growth is expected in the range of5 -8 % per annum and location of generation additions during the period 2022 -27 
cannot be accurately ascertained . As such , these transmission capacity requirements are only indicative in nature . 


CHAPTER - 9 


CROSS BORDER INTER -CONNECTION 


9 .1 


CROSS BORDER POWER TRANSFER 


The cross border power transfer by India with neighbouring countries is taking place through inter -Governmental bilateral 
cooperation . The planning of cross border interconnection , system operation , commercial agreement and Regulatory 
matters adopt the transaction as per bilateral agreement between Governments . 


9 .2 


AGREEMENTS WITH NEIGHBOURING COUNTRIES 


9 . 2 1 


INDIA -BHUTAN 


An agreement was signed between Government ofthe Republic of India and The Royal Government of Bhutan on the 28th 
day of July , 2006 on “ COOPERATION IN THE FIELD OF HYDROELECTRIC POWER ”. The agreement,interalia , 
envisages development and cons truction of hydro power projects and associated transmission systems as well as trade in 
electricity between the two countries, both through public and private sector participation . 


9 .2 .2 


INDIA -BANGLADESH 


A Memorandum of Understanding (MoU ) was signed between Government ofthe Republic of India and Government of the 
People s Republic of Bangladesh on the 11 " day of January , 2010 on “ COOPERATION IN POWER SECTOR” . The MoU , 
interalia , envisages cooperation in power generation , transmission , energy efficiency , development of various types of 
renewable energy and establishment of grid connectivity between the two countries . 


9 . 2 .3 


INDIA - Nepal 


A Memorandum of Understanding (MOU ) was also signed between the Government ofNepal and theGovernment ofthe 
Republic of India on the 21st October , 2014 on “ Electric Power Trade , Cross- Border Transmission Interconnection and Grid 
Connectivity ” . The MoU , interalia , envisages cooperation in the power sector, including developing transmission 
interconnections, grid connectivity , power exchange and trading through the governmental, public and private enterprises of 
thetwo countries on mutually acceptable terms. 


SAARC Framework Agreement 


“ SAARC Framework Agreement for Energy Cooperation ( Electricity )” which was signed by member countries of SAARC 
during the 18th SAARC Summit held at Kathmandu , Nepal on 26 - 27 November , 2014 . This Agreement, inter - alia ,has 
enabling provisions for following : 


i. 


Cross border trading of electricity on voluntary basis 
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ii. 


Planning of cross border grid interconnection by transmission planning agencies ofthe Governments through 
bilateral /tri lateral/mutual agreements based on the needs ofthe trade in the foreseeable future through studies and 
sharing technical information required for the same. 


iii. 


Building, owning , operating and maintaining the associated transmission system ofcross -border interconnection 
falling within respective national boundaries and/or interconnected at mutually agreed locations . 


N . 


Joint development ofcoordinated network protection systems incidental to the cross -border interconnection to ensure 
reliability and security ofthe grids ofthe Member States. 


V . 


Joint development of coordinated procedures for the secure and reliable operation ofthe inter -connected grids and to 


prepare scheduling , dispatch , energy accounting and settlement procedures for cross border trade. 


9.3 


EXISTING CROSS BORDER INTER -CONNECTIONS 


9 . 3. 1 


India - Bhutan 


Presently, about 1500 MW power from the existing hydro projects in Bhutan is being imported to India from Bhutan . The 
associated cross -border transmission system for evacuation and transfer of power from these HEPs is being operated in 
synchronism with the Indian Grid . 


Chukha HEP (336MW ) : 


i) 


Chukha ( Bhutan ) - Birpara 220 kVD / C ( India /West Bengal) 


ii) 


Chukha (Bhutan ) - Birpara (West Bengal ) via Singhigaon ( Bhutan ) 220 kV S/ C 


Kurichu HEP (60MW ) : 


iii) Kurichu (Bhutan ) -Gelephu (Bhutan )- Salakati ( Assam ) 132 kV S /C 


Tala HEP (1020MW ): 


iv ) Tala (Bhutan ) - Siliguri (West Bengal) 400 kV 2xD / C lines (one ofthe circuit ofa D / C line is LILOed atMalbase S / S in 


Bhutan 


Dagachhu HEP (126 MW ) 


v ) Power from Dagachhu HEP exported to India using transmission system associated with Chukha and Tala HEPs through 

Dagachhu - Tsirang -Rurichhu -Chukha 220 kV S / c 
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Existing/PlannedTransmissionSysteminBhutan 


TVENIE 
ISINA 
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9 .3.2 


India - Bangladesh 
1) A cross border electrical grid interconnection between India and Bangladesh ,as given below , has developed and 

commissioned on 5th October , 2013 . India is supplying to the extent of500 MW power to Bangladesh through this 
interconnection as given below : 


India portion 


i) 
ii ) 


Baharampur ( India )- Bheramara (Bangladesh ) 400kV D /C line: 71 km 
LILO of Farakka - Jeerat 400kV S / C line at Baharampur: 3 km 


iii) 


Establishment of400kV Switching Station at Baharampur 


Bangladesh portion 


i) 


Baharampur ( India )-Bheramara (Bangladesh ) 400kV D /C line : 27 km 


ii) LILO of Ishurdi - Khulna South 230kV D / C line at Bheramara : 3 km 


iii) Establishment of 500MW HVDC back -to -back Station and 230kV Switching Station at Bheramara 


INTERCONNECTION BETWEEN INDIA AND BANGLADESH GRIDS 

PALASHBARI 
JOYPURHAT Q BARAPUKURIA 
UFARRAKA 

NAOGAON 


VALDA 


KAHALGAON 


NAMATPUR 
CHAPA NAWABGANJ 


DHLLIER 


BANGLADESH 


SAIPUR 


RAJSHAHI NATORE 

SIRAJGANJ 
LALGOLA 
VNDIA 

SHAHJAD 

PUR 
BAHARAMPUR 

ISHURDI 
(400 KV ) / 

< BACHABARI 

CHORASAL 
BAHARAMPUR P . HER AMARA PAGNA 


DURGAPUR 


SAGARÓIGN 


AMTALA 


BOTTAL 


FARIDPUR 


BAKRESHWAR KATWA 


LEGEND 

- THE PROJECT 


JEERAT 


KOLAGHAT 


RAJARHAT 


KHULNA 
SUBHASCREAM (SOUTH ) 


132 V 

Elsting 
= = = = Under Constr i Futuro 


Additionalinterconnection from Surajmaninagar ( Tripura ) in India to Comilla in Bangladesh (400 kV D /c line charged at 132 kV) for 


radial power supply in eastern part of Bangladesh has been completed in December , 2015. Power flow to the tune of 80 MW has 


started since 17th March , 2016 . At present around 160 MW is being supplied to Bangladesh through this link . 
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India portion 
i ) Surajmaninagar ( Tripura ) – Bangladesh border 400 kV D / C line (initially operated at 132 kV) - 27 km ( Twin Moose Conductor) 
Bangladesh portion 


i) Indian Border - Comilla (North ) 400 kV D / c line ( initially operated at 132 kV) – 15 km ( Twin Finch Conductor ) 


INDIA - BANGLADESH INTERCONNECTION FOR 100MW POWER TRANSFER 


SALCHARIASSUM 


PK BARİF SİLCHAR 


BANGLADESH 


TRIPURA 


LEGEND 


HATHUMI 


ii ) Comilla (North ) - Comilla (South ) 132kV D /c line – 16km 


9 . 3 . 3 


India -Nepal 


At present,Nepal is drawing about 440 MW ofpower from India through about 13 nos. cross border inte 


facilities at 11kV, 33kV and 132 kV voltage level. The details ofwhich are given below : 


Bihar (BSPTCL ) -Nepal : 


132 kV line 


Kataiya – Kusaha S / C 


ii) 


Ramnagar – Gandak / Surajpura (Nepal ) S/ C 


Under the medium term measures for supply of additional power of about 100 MW to Nepal , following system 


strengthening , (two additional transmission lines at 132 kV) has been constructed and are in operation . The works 


have been implemented by MEA through WAPCOS as consultant. 


i) New 132 kV Katiya – Kusaha S/ C on D / C line with Panther conductor. 


ii) New 132 kV Raxaul – Parwanipur S / C on D /C line with Panther conductor. 


33 kV line 


i) Kataiya – Inarwa (Biratnagar) S /C (not in service ) 
ii) Kataiya - Rajbiraj S /C 
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iii) Jaynagar - Sirha (Bishnupur) S /C 
iv ) Sitamarhi – Jaleshwer S /C 
v ) Raxaul- Birganj S / C 
Uttar Pradesh (UPPCL )-Nepal : 
33 kV line 
i) Nanpara -Nepalgunj S/ C line 
ii) Paliya - Dhangadi line 
Uttarakhand (UPCL ) – Nepal : 
11kV line : 
i ) Pithoragarh – Baitadi line 
ii ) Dharchula – Jalujavi line 
iii) Dharchula - Huti line 
iv ) Pithoragarh – Pipli line 
NHPC - Nepal: 
132 line 

i) Tanakpur HEP -Mahendra Nagar S/C line 
POWERGRID -Nepal 
400 kV line 

i) 400 kV Muzaffarpur (India ) - Dhalkebar (Nepal ) D / C line (initially charged at 132 kV) 
9 .3 .4 India -Myanmar 

India is providing about 2 -3 MW ofpower (since 5th April 2016 ) from Manipur (India ) to Myanmar through following 
transmission link : 

(i) 11 kV transmission line from Moreh in Manipur (India ) to Tomu town in Myanmar. 
9 .4 UNDER CONSTRUCTION CROSS BORDER INTER -CONNECTIONS 
9 . 4 . 1 India - Bhutan 

1) Punatsangchhu -I (1200MW ) HEP - ATS by Bhutan Power Corporation (BPC ) (Anticipated Commissioningby 

2019 - 20 ) . 
Bhutan Portion 
i) 400kV Punats angchhu - I – Sankosh / Lhamoizingkha Twin Moose 2xD / C (one D /C routing via Punats angchhu - II 

HEP ) 
ii) Sankosh - Alipurduar Quad Moose D /C line ( First ) (Bhutan portion ) 

400 /220kV, 4X105MVA ICT at Punatsangchhu - I 
iv ) LILO of220k VBosochhu - II – Tsirang S / C line at Punatsangchhu - I. 

v ) 1X80MVAr 420 kV Bus Reactor at Punatsangchhu - I. 
2 ) Punatsangchhu II HEP (1020MW ) – ATS by BPC ( Anticipated Commissioningby 2019 - 20 ) 
i) Loop in Loop out (LILO ) ofone 400 kV D / C Punatsangchhu -I – Sankosh / Lhamoizngkha line at Pun ats angchhu 

II 
ii) 400 kV Punatsangchhu - II - Jigmeling D / C line 

iii) 1x80 MVAr 420 kV Bus Reactor at Punatsangchhu - II HEP 
3 ) Mangdechhu (720MW ) - ATS by BPC (Anticipated Commissioning by 2018 - 29) 
i) 400kV Mangdechhu - Goling 2x (S / C on D /C tower ) lines with twin moose conductor (stringing of 2nd circuit in 

each line under Nikachhu HEP ) 
ii ) 400kV Goling - Jigmeling D /C line (1st ckt.) (Twin Moose ) 
iii ) 400kV Jigmeling - Alipurduar D /C Quad Moose line (Bhutan portion ) 
iv ) 400 / 220kV, 4X167MVA Jigmeling pooling station (GIS ) 
v ) 1X80 MVAr, 420kV Bus Reactor atMangdechhu 
vi) 1X80 MVAr, 420kV Bus Reactor at Jigmeling 
vii) 132kV Mangdechhu -Yurmu D / C line 

viii) 400 / 132kV, 4X67MVA ICT ( 1st ) at Mangdechhu 
Indian Portion 
4 ) Transmission links for import of power from Bhutan (By POWERGRID ) 
i) LILO of £ 800kV, 6000MW Bishwanath Chariyali – Agra HVDC Bi-pole line at Alipurduar with 3000MW 

HVDC terminal with 400 / 220kVEHVAC station at Alipurduar 
ii ) Extension of£ 800 kV HVDC station with 3000 MW inverter module at Agra 
iii) Bhutan Border (Sankosh )- Alipurduar Quad Moose 2xD /C line Bhutan Border (near Jigmeling ) -Alipurduar Quad 

Moose D / C line 
iv )LILO of Bongaigaon – Siliguri 400kV D / C Quad Moo se line at Alipurduar LILO ofBirpara-Salakati 220kVD /C 

line at Alipurduar 


iii) 


[ 911 III - OUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


435 


UDE&பாம்பும்படிபார் 


ASSAM 


MEINPபக்கரபபரபயான் 


9 .4 .2 


India -Bangladesh 


nd 


1) For transfer ofadditional 500 MW , the 2nd ckt of Behrampur- Bheramara 400 kV D / C is under construction . Following 

system strengthening works on Indian side ( to be implemented by POWERGRID ) and on Bangladesh side ( to be 
implemented by PGCB ) are under implementation . These works are expected to be completed by June 2018 . 


Indian Side : 


2nd ckt of Behrampur- Bheramara 400 kV D / C 
400 kV Farakka - Behrampur D / C (HTLS) line ( about 70 km .) 
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iii) Removal of the existing LILO of 400 kV Farakka - Jeerat S / c line at Beharampur. 
iv ) LILO ofthe above Farakka - Jeerat 400 kV S / c line at Sagardighi. 
v ) LILO of Sagardighi-Subhasgram 400 kV S / c line at Jeerat 

Bangladesh Side: 

Bheramara - Ishurdi 230 kV D / c line – 12 km . 
ii) Additional 500 MW HVDC back - to -back converter unit ( 2nd module ) at Bheramara (Bangladesh ). 
India -Nepal 


9 .4 .3 


1) Operation of 400kV Muzaffarpur ( India )- Dhalkebar (Nepal) D /C cross border line (initially operated at 132 kV ) to 

220 kV after commissioning of 220 kV Dhalkebar substation ofMay 2018 . 


2 ) Operation of 400kV Muzaffarpur (India )-Dhalkebar (Nepal) D / C cross border line ( initially operated at 132 kV ) to 

400 kV after commissioning of 400 kV Dhalkebar substation ofNepal – December 2019 . 


9 .5 


FUTURE CROSS BORDER INTER -CONNECTIONS 


India -Bangladesh 


At present the ER - NER corridor is connected mainly through 400 /220kV Bongaigaon S / s in NER . In case of any 
eventuality at Bongaigaon S /s , there is no second in feed to NER from NEW grid . Therefore, it was agreed that there is a 
need for 2nd 400kV AC node for interconnection with national grid . The same has been taken into account while planning 
new interconnection between India and Bangladesh . 


The new interconnection between India and Bangladesh is under planning stage with high capacity AC link ( 765kV lineto 
be initially operated at 400kV ) to interconnect Bangladesh with Eastern Region (ER ) and North Eastern Region (NER ) of 
Indian grid . The scheme has been discussed in the 11th India - Bangladesh JSC / JWG meeting held on 13th July 2016 . The 
scheme consists ofestablishment and interconnection of following substations in NER , ER and Bangladesh . 


In NER : In view of space constraint at Bongaigaon S / s and to provide a reliable take off point in NER , it was 
proposed to establish new 400kV substation ( to be upgraded to 765kV level in future ) at Bornagar in Assam , about 
50km away from Bongaigaon , through LILO of Bongaigaon – Balipara 400kV D /c ( quad ) line and extension of 
Alipurduar- Bongaigaon 400kV D /c line to Bornagar substation . Bornagar substation would also act as alternative in 
feed to NER in addition to Bongaigaon . 


In ER : A new 400kV substation ( to be upgraded to 765kV level in future) was proposed as a probable take - off point at 
Katihar (near Purnea ) in ER through LILO ofboth ckts of Rajarhat -Purnea D /c line (one ckt via Gokarna and other ckt 
via Farakka ). 


In Bangladesh : A new 400/ 230kV substation at Parboti pur (to be upgraded to 765kV level in future) was proposed br 
the drawl of power by Bangladesh . The proposed interconnection has been planned to connect Parbotipur in 
Bangladesh to Katihar in Eastern Region and Bornagar in North Eastern Region through 765kV D /c line to be initially 
operated at 400kV for supply of 500MW power to Bangladesh in Phase - I. 
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• Bangladesh will draw the power at Parbotipur through HVDC back - to -back . 

In Phase -II , this interconnection would be upgraded to 765kV for transfer of about 1000MW power to Bangladesh 
along with upgradation of associated AC substations and augmentation ofHVDC terminal at Parbotipur with another 

block of500MW . 
Accordingly , the following scope ofwork is proposed : 
Phase -I 

Indian Side : 
• New 400kV substation ( upgradable to 765kV at a later date ) at Bornagar (Assam ) with LILO of Balipara - 

Bongaigaon 400kV D / c (quad ) line . 
• Disconnection of Alipurduar -Bongaigaon 400kV D / c (quad ) line from Bongaigaon and extension ofthe same to 

Bornagar with 400kV D / C (quad ) line so as to form Alipurduar - Bornagar 400kVD /c (quad ) line. 
• New 400kV substation (upgradable to 765kV at a later date ) at Katihar (Bihar ) with LILO ofboth ckts of Purnea - 

Rajarhat 400kV D / c ( triple snowbird ) line (one ckt via Gokarna and other ckt via Farakka ). 
Common : 
• Katihar (ER ) - Parbotipur (Bangladesh ) - Bornagar (NER ) 765kV D /c line to be initially operated at 400KV 
Bangladesh Side : 

• 1x500MW , HVDC Back - to -back converter station at Parbotipur 
Phase- II 

Indian Side: 
• Upgradation of Katihar and Bornagar substations from 400kV to 765kV 
• Operation ofKatihar - Parbotipur - Bornagar 765kV D / c line at its rated voltage 
• Other system strengthening in ER and NER ( to be identified at alter date) 
Bangladesh Side : 
• Augmentation ofHVDC back - to -back substation at Parbotipur ( Bangladesh ) by another 1x500MW (total 2x500 

MW ) block 
• Upgradation of Parbotipur substation from 400kV to 765kV 
This scheme has already been discussed and agreed in the 6th NER SCM held on 03rd Oct 2016 at Imphal and in 19th ER 
SCM held on 1 .09. 2017 . In 13th India -Bangladesh JWG /JSC meetings held in Bangladesh on 27th - 28th September 2017 , 
wherein the project report of NER (Bomagar, India ) - Parbotipur (Bangladesh ) - ER (Katihar , India ) interconnection 
including 500MWHVDC back - to -back station at Parbotipur (Bangladesh ) was submitted by JTT ( Joint Technical Team ) 
and discussed in detail . JTT would further study the matter in detail . It was also agreed for 400kV operation of 
Surajmaninagar - North Comilla link along with 500MW HVDC Back -to -Back at North Comilla (Bangladesh ). 


9 . 5 . 2 


India -Bhutan 


As per the MOU signed between Govt. of India and RoyalGovt. of Bhutan (RGOB ) in December, 2009 , ten no . ofhydro 
projects with the total capacity ofabout 11 ,000 MW are to be developed in the different basins ofBhutan progressively by 
2020 . These projects are to be developed either as inter- governmental model or as a JV of PSU in India and corresponding 
organization in Bhutan . The DPRs ofthe above generation projects are being prepared by NTPC,NHPC, SJVNL , THDC , 
WAPCOS etc. 


Subsequent to that an Intergovernmental Agreement has also signed between Govt. of India and Royal Govt. ofBhutan on 
22nd April, 2014 for development of four no . HEPs namely Kholongchhu (600 MW ), Wangchhu (570 MW ), Chamkharchhu 
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(770 MW ) and Bunakha ( 180 MW ) through JV of Indian PSU and Druk Green Power Corporation Limited , a PSU of 
RGOB . A master plan for evacuation of power from these projects has already been prepared by CEA. The project-wise 
transmission system is being taken up progressively matching with the commissioning schedule ofthe generation project . 


AUNACHAL FRADESH 


DEOZ«Puuvenyausados, 


PD 


WESTBENGAL 


9 . 5 . 3 


India -Nepal 


To further enhance power exchange with Nepal, a Joint Technical Team ( JTT) comprising ofexperts from Nepal and India 
has been constituted . The JTT has prepared a long term integrated transmission plan for evacuation ofpower from the 
hydro power stations in Nepal and related cross border inter -connections between the two countries. The perspective plan , 
interalia , cover evacuation system from the hydroelectric projects likely to come up by 2025 and 2035 time frame. The plan 
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also covers the details of high capacity cross border interconnections required for evacuation of power from Nepal to India 
for different time frames. It is anticipated that by 2025 time frame Nepal would have an exportable surplus of about 13. 2 
GW which would increase to 24 .9 GW by 2035 time frame. This excludes about 17.5 GW from three major projects in 
Nepal namely Karnali Chisapani ( 10,800 MW ), Pancheshwar (3800 MW ) and Saptkosi ( 3400 MW ). The report envisages 
development of400 KV D /C high capacity East -West power highway in Nepal i.e. New Duhabi-New Dhalkebar -New 
Hetauda-New Damauli-New Butwal-Lumki-Attaria by 2035 time frame. The report also envisages 11 no .high capacity 
cross border interconnections from different pooling points in Nepal. These interconnections would be taken up for 
implementation depending upon the progress of hydro projects and net exportable surplus power in Nepal. 


INDIA - NEPAL INTERCONNECTIONS 
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9 .6 


Guidelines on Cross Border Trade of Electricity 


In order to facilitate and promote cross border trade ofelectricity with greater Transparency , consistency and predictability 
in regulatory approaches across jurisdictions and minimise perception of regulatory risks,Ministry of Power have notified 
the Guidelines on Cross Border Trade ofElectricity in Dec, 2016 . 
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CHAPTER - 10 
RENEWABLE ENERGY IN INDIA 


10 . 1 


PRESENT RENEWABLE ENERGY SCENARIO OF INDIA 


10 .1. 1 Total existing installed RE capacity ofIndia is 57244 MW ( as on 31.03.2017 ) 


INSTALLED CAPACITY OF RES( AS ON 31.3 . 2017 

TOTAL :57244 MW 
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Region - wise break -up of Generation from Renewable Energy Sources (As on 31.03.2017 ) 


Region 


Wind 
Power 
(MW ) 


Solar Power 

(MW ) 


BM Power / 

Cogen . 
(MW ) 


Total Capacity 

(MW ) 


Small 
Hydro 
Power 
(MW ) 
1493 


Northern 
Western 
Southern 


4282 
12609 
15383 


3318 
2701 
5947 
237 
18 


2430 
2468 
2933 
463 

0 | 


525 
1804 


11523 
18303 
26067 


Eastern 
North - Eastern 


291 
263 


991 
281 


O 


0 


79 


Others 
All India 


70 
12290 


32278 


8294 


4381 


57244 


State -wise break -up of Generation from Renewable Energy Sources ( As on 31.03 .2017 ) 


Region 


State 


Wind Power 

(MW ) 


Solar 
Power 
(MW ) 


BM Power / 

Cogen . 
(MW ) 


Total Capacity 

(MW ) 


Small 
Hydro 
Power 
(MW ) 

74 
832 
158 
171 


0 


81 
0 


NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 


| Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab 
Rajasthan 
Uttar Pradesh 
Uttarakhand 
Delhi 


0 
0 

0 
4282 


96 
0 

0 
188 
119 
1938 

73 
16 


794 
1813 
337 
234 
40 


251 
832 
159 
1153 
6238 
2300 

516 
5 6 


24 


25 
209 


0 


0 


0 
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10 . 2 


10.2.1 


PROPOSED RENEWABLE ENERGYGENERATION CAPACITY 
India has set a target for establishing about 175 GW renewable generation capacity by 2021-22 including 100 GW Solar, 
60 GW wind, 5GW ofsmall hydro and 10GW of Bio mass . Future projection of RE generation capacity ,region-wise and 
state -wise , which is being targeted by 2021 -22 is given below : 


LIKELY INSTALLED CAPACITY OF RES BY END OF 2021-22 

TOTAL: 175164MW 
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10 .2 .2 


Anticipated Region -wise break -up of Generation from Renewable Energy Sources by 2021 -22 


Total Capacity 

(MW ) 


Region Wind Solar Power 

BM Power / Small 
Power (MW ) 

Cogen . Hydro 
(MW ) 

(MW ) Power 

(MW ) 
Northern 

8600 31119 

2795 

2652 
Western 

22600 28410 

2786 

533 
Southern 

28200 27530 

2933 

2045 
Eastern 

0 11737 

548 

297 
North - Eastern 

0 1207 

0 

358 
Others 600 

125 
All India 

60 ,000 100 ,092 

9 , 062 6 ,010 
10 .2 .3 State -wise break -up of Generation from Renewable Energy Sources by year 2021-22 


45166 
54329 
60708 
12582 
1565 

814 
175164 


89 
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NR 
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State 

Wind Power Solar Power BM Power / | Small Hydro Power Total Capacity 
(MW ) (MW ) Cogen . 

(MW ) 

(MW ) 
( 

MW ) 
Haryana 

4142 160 

74 

4376 
Himachal Pradesh 

776 0 1500 

2276 
Jammu & Kashmir 

0 1155 0 

158 

1313 
Punjab 

0 4772 188 

171 

5131 
Rajasthan 

8600 5762 119 

24 

14505 
Uttar Pradesh 

10697 2099 

25 

12821 
Uttarakhand 
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700 
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Delhi TO 2762 

32 
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153 0 
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25 
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Madhya Pradesh 
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0 
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1467 

14817 
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213 
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11848 8884 886 
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21741 
Telangana 
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0 

6491 
Puducherry 

0 246 0 

0 

246 
Bihar 

0 2493 198 

71 
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10 
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0 2377 50 

65 
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10 .2.4 


It is this capacity ,which is to be integrated with our national grid . For planning effective integration into the grid , adequate 


transmission system that would not only facilitate evacuation of power from plant-based RES generations ,but also help to 


transmit power dispatched from RES plants and roof-top generations in surplus states/regions to deficit states/ regions. As 
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the dispatches from RES especially wind and solar plants are variable in nature , the effective integration of 175 GW is 


possible only ifadequate balancing capacity is planned to maintain load - generation balance at all times. This requires 


determination ofbalancing capacity through statistical analysis ofprojected variability of 160 GW of generation from Solar 


and wind sources (i.e .wind 60 GW and solar 100 GW ) in year 2021- 22 . 


10 .3 BEHAVIOUR OF SOLAR AND WIND 


10. 3. 1 


Wind and Solar , provide variable energy output that depends on the time of day, location , season ,weather, and other 


factors . Data for wind & solar has been collected from various source. The projected behaviour of 160 GW ofwind and 


solar generation in 2021 - 22 has been arrived at through scaling up of behaviour of existing plants , considering 


longitudinal and latitudinal aspects and random statistical tools . For Solar energy generation forecasting we aggregate the 


output oflarge number of solar plant after varying data as per longitude and latitude ofthat geographical area . For wind 


it s very difficult to predict wind energy as ithighly variable . We collected data ofmultiple wind generators and scaled 


cre 


up it for 60 GW region -wise . Aggregation ofmultiple generation sites over a larger geographical area results in even 


lesser variability . Region wise quarterly variation ofwind and solar is given in following graph . 


10.3.2 Solar Quarterly Variations (For a typical dayof every quarter) : 


Northern solar quaterly variation 
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Western quaterly solar variation 
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Eastern Solar Quarterly Variation 
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North -Eastern Solar Quarterly Variation 
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All India Solar Quarterly Variation 
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10.3.3 Wind Quarterly Variations (For a typical day of every quarter) : 


Northern Wind Quarterly variation 
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Western Wind Quarterly variation 
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South wind quarterly variation 
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All- Indla Wind Quarterly Varlation 
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10 .4 


CORELATION OF WIND & SOLAR WITH LOAD 


Sometime it is considered that wind and solar variation would coincide with the load variation and thus help each other. 

However, it needs to be verified . This section presents relationship , ifany , exists between wind & solar variation with 
variations in load , through quantitative analysis . In statistic a correlation function measures the strength ofthe 
relationship between two variables . Here with the help of collected data from various solar and wind plant, correlation 
between solar & load , wind & load and solar + wind & load has been calculated . Following table shows the results of data 
analysis . 


Load & solar 


Load & wind 


Load & wind + solar 


Region 
Northern 


0 .041 


0 .268 


0 .1004 


Western 


0 .410 


0 .200 


Southern 


0 . 150 


0 . 112 


Eastern 


-0 . 260 
-0 .0030 
No wind 
No wind 

0 .438 


- 0 . 369 


- 0 .369 
- 0 . 295 
0 .017 


North - Eastem 


- 0 .295 


All - India 


0 . 1888 


For comparison purpose, load data for each region and quarter is given below : 
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Northern Load variation 
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Western Load Variation 
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Southern quaterly load variation 


FIN 


11.7 


1 . 1 / 10 13 16 19 22 25 28 31 315 / 70 / 9 / 61342 5 58 61 61 67 / 0 / 3 / 6 9825 89191 

Time ( 15 miri Bloul 


— 9 


— 91 — 


— 04 


Eastern Load Variation 
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North - Eastern Load Variartion 
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From the above, it is seen that there is some relationship between solar generation and load in Western Region as co 
relation coefficient is 41 % and the co - relation coefficient with reference to relationship between wind and load in 
Northern region is 26 .8 % . However , on all- India basis, the co -relation coefficient with reference to relationship between 
load and the combined wind and solar generation is only about 18.8 % for 160 GW ofinstalled capacity . These numbers 
are not static but would vary depending upon actual composition ofRES by 2021-22 . Therefore , it is important that the 
variations in RES generation should analysed independently also . 


10 .5 


SMOOTHENING EFFECT OF DIVERSITY 


As there would be large number ofbig and small RES generating stations, it is observed that the aggregate generation from 

RES in a state / or region contains lesser variations in terms of percentage ofthe total RES capacity installed in that 
state /region . Similarly , the percentage variations on all- India basis are likely to be still smoother. An example for solar 
and wind generation is given below : 
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Wind 


Solar 
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1 7 1319250137 -134955616773796591 


Dadari Solar Gereration 
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